Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2014 


https://archive.org/details/reportofroutinec9729mass 


T3 


U 

M 
J 
CO 

D 
a, 

& 
2 

i 

a. 

w 
Q 

to 

a 
to 

D 
< 

to 


Eh 
-1 

3 

►J 

< 

Eh 
2 

2 


U 
En 

o 

2 

o 

M 

to 

M 
> 
M 

Q 


O 


Q 


rH 

o 

,c 

•P 

u 

rH 

rH 

M 

•H 

o. 

0 

id 

a) 

to 

Q< 

a 

-p 

>i 

3 

u 

id 

x: 

to 

Q) 

Di 

M 

O, 

S  r» 

u 

T3 

0 

01 

rH 

■H 

C 

•P 

M 

J3 

rH 

id 

w  CI 

up 

Pi  i 

rH 

04 

id 

u 

to 

14H 

o 

•H 

01 

0 

>4H 

■H 

rH 

to 

O 

>1 

+J 

3 

rH 

c 

CD 

SX 

0) 

0 

13 

£ 

An 

5 

dl  1 

0 

0 

H 

rH 

Xi 

M 

•d 

rH 

H 

■P 

a, 

•iH 

rH 

to 

CD 

0) 

rH 

**H 

+1 

Q 

> 

Eh 

(N 

0 

4J 

U 

U 

O 

0) 

CD 

3 

to 

to 

rH 

to 

to 

-P 

2 

to 

0) 

3 

-P 

U 

Eh 

Eh 

3 

c 

t|H 

id 

CO 

cirri 

al 

•H 

Ci<~ 

of 

0 

o. 

2 

CO 

> 

TD 

to 

0 

P 

D 

CD 

CO 

c 

? 

Eh 

X 

u 

•P 

Id 

0 

U 

xj 

CJ 

u 

cn 

O 

r| 

CT> 

2 

rt! 

id 

0> 

■P 

0 

0 

H 

to 

M 

rH 

UH 

id 

M 

•P 

to 

rH 

0 

■P 

Ch 

a 

to 

> 

0 

to 

•H 

< 

id 

o 

rfl 

to 

S 

4J 

■p 

to 

to 

rH 

c 

1) 

4) 

o 

2 

+» 

CD 

id 

a 

c 

"3 

o 

G 

rH 

01 

1 

11 

•rl 

£ 

V 
10 

1* 

1 1  w 

M 

£ 

> 

•H 

0) 

0 

0) 

u 

CD 

M 

to 

UIUI 

04 

X 

pa 

to 

u 

0 

w 

0) 

■H 

rt 

O 

o 

Q 

■ 

■P 

Id 

CD 

u 

<y 

>, 

M 

a 

a 

•P 

0 

0) 

■p 

o 

■p 

•H 

0, 

M 

l*H 

u 

rH 

<v 

0 

c 

» 

<d 

>H 

to 

•H 

0 

3 

•H 

to 

D1 

0) 

0) 

to 

-p 

Ti  1 

Eh 

to 

0) 

0) 

H 

>i 

>1 

U 

.G 

id 

rH 

rH 

•P 

C4 

8* 

3 

Q4 

c 

0 

>i 

to 

3 

to 

x» 

id 

to 

to 

0) 

to 


)H 

CD 
-P 

id 

3 

O 

)H 

O 


-P 

u 

<d 

04 


to 

0) 

to 
>. 

rH 

id 
u 

CD 

•p 
id 
S 

<d 
u 
id 

UJ 
)H 

3 

to 


•p 

)H 

id 
04 


10 

p 

rH 

3 

CO 

2 

<4-t 

o 
c 

•2 

CO 

to 

0) 

I 


"3 
0> 
(0 
CO 

0 

I 

a 

p 

M 

£ 

9 
u 

(0 
•H 

x: 

4J  • 
9 

C  i—4 

•H  XI 


T3 
V 

c 

•H 

c 

8 

(0 

p 

rH 
3 

n 

0) 


0) 

e 

•H 


s  § 

?l 

>i  to 

rH 

(fl  (0 
C  P 

c 

0>  3 
-C 

E-.  <u 


0 1 
□ ! 


0)  0) 
P  4J 

c  c 

o 

XI 
l-(  u 
(8  (0 

u  u 


(0 
4J 
•H 

c 

D  10 
P 
H 

P  C 

•H  D 
T3 


-rl 
U 
rH 

u 

(0 

c 

o 

•rH 


H 

U  P 


O  H 
P  Z 
0) 


c  c 

<D  0) 

?  c? 
H 
p 

■H 


CO  10 

«S  (0 

c  c 

o  o 


T3  T3 

M  rl 

c  c 

W  10 


M 

to  0> 
P  0* 
•rt 

C  10 
D  P 
M 

X  «J 
a. 


•rl  -rH  -rH 

S  S  S 

U  U  >-( 

0)  0)  0) 


2  S 


rH   rH    rH    U    rH  -H 

•H  -H  -H   0>  *H  -rl 

S  £  £  Qi  £  2 


0-i 


M     H      rl     rl      M  CO 

O  0)  0)  0)  0)  O 
(ki  Oi  Oi  Oi  Hi  x; 


a. 


to  to  to 

p  p  p 

u  u  u 

is  nJ  <C 

fti  Hi  Ck 


IQCOtOlOCOOCOCQ 
4JPPPPMPP 

r|rlrlr|r|UHM 

fd  <t]  *h  nj  nj 
cu  a,  a,  cu      £  cu 


P 

■H 

-a 

•H 
XI 
M 


>i 
P 

•H  tO 
G  to 


O   =  rH 


W  ft  H 


(0 

0) 

09 

>i 

rH 

M 

r* 

01 

3 

0 

M 

( 


Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  ofGround    Water  Sources  for  Year  19  72 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

"c. 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Sod  ium 

Potassium 

Iron 

0) 

in 

HI 

c 

ID 

BO 
C 
<0 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

E 

u 

-3 

c  in 
0  0 

E 
•  O 
u  ^ 
U  u 

in  n 

c 
0 
E 

1 

Nitrate  N 

Abington-Rockland 

Tr»-t«+   u&tAp  Ulra     ft      P     Upl  1    1  Ppmhrokp 

J  Ulll  b    ri  ex  l*t£ X     " i\ 3  •     \J  •     i  •     " C -i — L    i|     l  cin u I  w 

7 

32 

6.  4 

28 

58 

68. 

1.6 

1.6 

.40 

16. 

11 

113 

293 

.17 

0.1 

2 

I  at  n  +   Uo  +  ot*  \Jlra     ft  P     '%pl  1    1  A      AHS  ntrtrm 
JOinx   uratci    NKai    Lj  •  r  •    wen             nuiiift  iuii 

5 

6.0 

22 

31 

17. 

1.3 

3.2 

.20 

13- 

11 

29. 

150 

.09 

0.2 

1 

u.   r.   well           rtCJlilg wjri 

1 

?o 

6.0 

25 

72 

28. 

2.1 

1.7 

.77 

14. 

30 

73. 

238 

.01 

0.9 

2 

P        D       Ual  T                  Wrw  *  o    PS  +  Raw 

-j •   r.   well  ™P»   rox  s  rix,  naw 

10 

250 

S.7 
j«  t 

18 

51 

45. 

1.9 

10. 

.60 

14. 

55 

70 

240 

.19 

0.0 

1 

Ci.   r.   Well  ffjf  rOX  3  rlt,  rinisjiea 

0 

45 

6.4 

45 

95 

44. 

1.9 

.15 

.43 

13. 

*3 

65. 

310 

.24 

0.0 

1 

Tap  on  System 

1 

15 

6.6 

14 

23 

19 

1.1 

.09 

.02 

1.1 

10 

31. 

130 

.00 

0.2 

2 

Acton 

G.  P.  Well  #1  off  Mass.  Avenue 

0 

10 

6.1 

22 

63 

22. 

3.1 

.03 

.14 

16. 

26 

43. 

225 

.00 

0.6 

2 

Conant  G.  P.  Well,  Tap  in  P.  S. 

0 

2 

5.9 

12 

30 

3" 

1.9 

.27 

.29 

14. 

0 

46. 

307 

.00 

0.3 

3 

G.  P.  Well,  Lawsbrook  Road 

0 

0 

6.2 

26 

42 

8.0 

1.9 

.03 

.01 

20. 

14 

20. 

120 

.00 

0.5 

1 

G.  P.  Well,  School  Street 

0 

10 

6.4 

23 

70 

19. 

2.6 

.01 

.25 

12. 

30 

35. 

200 

.65 

1.9 

1 

G.  P.  Well,  Assabet 

0 

3 

6.3 

29 

42 

9.0 

1.8 

.02 

.00 

18. 

13 

18. 

137 

.08 

0.6 

3 

Adams 

G.  P.  Well  #1,  Tap  in  P.  S. 

0 

2 

7.3 

68 

99 

2.3 

0.8 

.03 

.00 

6.9 

2 

4.8 

185 

.00 

0.5 

3 

Analysis  of  the  Water  of  Public  V.'ater  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  ofGround    V.'ater  Sources  for  Year  19  72 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 

01 
c 
ra 

Ml 
c 

JO 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

) Ammonia  N 

Nitrate  N 

Amesbury 

Tubular  Wells  at  Pow  Wow  Riv.  Raw  Water 

26 

192 

6.5 

35 

Irr 
45 

9.3 

1.5 

li  ft 

•  25 

1*+ 

1  4s 

0.0 

Overflow  of  sett,  tank  at  Weir  filt  pit 

1 

18 

6.7 

47 

59 

27. 

2.3 

.68 

of) 

10. 

37 

24. 

227 

.01 

0.0 

3 

Tap  in  P.  S.  Filtered  Water 

0 

8 

7.2 

73 

58 

41. 

2.2 

.27 

.02 

9.5 

37 

24. 

263 

.00 

0.0 

3 

Amherst 

Gravel  Packed  Well  at  Lawrence  Swamp 

0 

3 

6.5 

24 

35 

4.5 

0.8 

.07 

.02 

20. 

17 

5.3 

95 

.00 

0.2 

2 

Gravel  Developed  Well  at    "  " 

0 

3 

6.5 

23 

35 

5.0 

0.8 

.09 

.02 

18. 

17 

4.5 

110 

.00 

0.4 

2 

G.  P.  Well,  Brown  Property 

0 

3 

6.4 

18 

28 

4.5 

0.5 

.02 

.01 

15. 

7 

8. 

83 

.00 

0.6 

2 

Driven  Well  Field,  Brickyard  Site 

3 

13 

6.3 

20 

41 

7.0 

0.8 

.31 

.02 

19. 

19 

11 

130 

.01 

0.9 

2 

Andover 

Abbott  G.  P.  Well,  Tap  in  P.  S. 

0 

2 

8.8 

67 

49 

43. 

2.3 

.01 

.04 

14. 

17. 

33. 

277 

.00 

1.3 

3 

Ashland 

G.  P.  Well  #4,  Howe  St. 

0 

20 

6.0 

7 

20 

14. 

0.8 

.03 

.00 

5.9 

7 

23. 

110 

.00 

0.3 

2 

G.  P.  Well  #5,  Howe  St. 

0 

25 

5.9 

6 

20 

13 

0.8 

.04 

.00 

5.4 

7 

22. 

105 

.00 

0.3 

2 

Tap  on  System 

0 

23 

6.1 

10 

21 

14. 

0.8 

.04 

.00 

5.7 

7 

21. 

135 

.00 

0.3 

2 

Athol 

New  South  St.  G.  P.  Well 

0 

10 

6.3 

28 

41 

15. 

2.6 

.31 

.58 

15. 

15 

23. 

167 

.11 

0.9 

3 

Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  ofGround    Water  Sources  for  Year  1972 


City  or  Town  Source 

Turbidity 

Color 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Sanples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 
01 
01 

c 
nj 

c 

JC 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
Olicromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Attleboro                      G.  P.  Well  1,  Holden  St. North,  Raw 

3 

^3 

6.1 

19 

37 

12. 

0.9 

1.1 

.13 

8.0 

20 

23. 

128 

.19 

0.2 

3 

G.  P.  Well  2,  Holden  St. South,  Raw 

2 

49 

6.1 

24 

48 

17. 

1.0 

.81 

.55 

11. 

25 

30. 

195 

.07 

0.5 

4 

G.  P.  Well  14  2,  Holden  St. Combined, 

14 

218 

.01 

0.3 

Finish  \/ 

1 

5* 

7.2 

66 

39 

41 

0.8 

1.9 

12. 

22. 

3 

G.  P.  Well,  Bank  St.  Raw 

3 

52 

6.1 

17 

42 

13. 

1.2 

1.4 

Oil 

11. 

28 

24. 

173 

.08 

0.5 

3 

G.  P.  Well,  Bank  St.  Finish 

0 

36 

7.9 

68 

41 

50. 

1.2 

1.5: 

Oil 

10. 

5  5 

33. 

270 

.03 

0.5 

3 

Dug  Wells  4  Filt.  Wat.  So.  Att.  Raw 

0 

3 

6.3 

16 

33 

20. 

1.4 

.12 

.09 

4.4 

16 

37. 

195 

.01 

0.4 

3 

G.  P.  Well  2,  So.  Attleboro,  Raw 

0 

5 

6.3 

19 

28 

18. 

1.3 

.17 

.41 

7.0 

16 

37. 

180 

.00 

0.2 

2 

G.  P.  Well  3,  So.  Attleboro,  Raw 

0 

2 

6.1 

14 

42 

22. 

1.3 

.13 

.16 

5.6 

16 

45. 

210 

.00 

0.2 

3 

G.  P.  Well  4,  So.  Attleboro,  Raw 

0 

2 

6.1 

17 

3* 

18. 

1.3 

.01 

.27 

6.6 

15 

40 

195 

.00 

0.4 

3 

G.  P.  Well  5,  So.  Attleboro,  Raw 

0 

2 

6.2 

17 

55 

25- 

1.4 

.00 

.01 

7.1 

18 

46 

220 

.00 

0.8 

3 

G.  P.  Well  6,  So.  Attleboro,  Raw 

3 

15 

6.1 

22 

49 

21 

0.9 

.34 

.37 

8.1 

18 

42. 

227 

.00 

1.0 

3 

G.  P.  Well  7,  So.  Attleboro,  Raw 

2 

27 

6.1 

17 

38 

19. 

1.2 

.91 

.30 

6.4 

15 

3*. 

181 

.04 

0.1 

3 

Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  ofGround    Water  Sources  for  Year  19  72 


City  or  Town  Source 

Turbidity 

Color 

1 

lilligrams 

per  Liter 

t 
1 

s 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 

<a 
c 
« 
00 
c 
a 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Attleboro                     Tubular  well  0,  so.  Attieooro,  riaw 

0 

5 

6  1 
0.  ? 

18 

41 

19. 

1.4 

.04 

.37 

4.5 

14 

35. 

182 

.01 

0.2 

3 

Combined  Old  G.  P.  Wells  ft  New  Kilter 

4.5 

168  \ 

Basin,  New  Veil,  West  Mansfield,  Raw 

0 

7 

6.5 

14 

32 

22. 

1.0 

.02 

.01 

12 

33. 

.00 

0.2 

3 

.Combined  Old  G.  P.  Wells  4  New  Filter 

188 

0.2 

Basin,  New  Well,  Finish 

0 

7 

f.  p. 
0.0 

25 

32 

26. 

1.1 

.02 

.01 

5.0 

1 

35. 

.00 

3 

Auburn  (Pakachoog  Water  Co.)  Tap  on  Griggs  Water  System 

0 

0 

O.U 

46 

88 

19. 

1.1 

.02 

.02 

20. 

27 

29. 

242 

.00 

5.7 

3 

Auburn  (Water  Diet.)    G.  P.  Well  #1,  Tap  in  P.  S. 

0 

2 

0.3 

49 

219 

76. 

7.7 

.01 

.01 

15. 

31 

389. 

800 

.00 

4.1 

3 

G.  P.  Well  #3,  Tap  in  P.  S. 

0 

0 

t>.3 

63 

222 

6.6 

7.3 

.02 

.01 

12. 

30 

147. 

800 

.00 

3.6 

■5 

G.  P.  Well  #4,  Tap  in  P.  S. 

0 

3 

d  c 
OO 

63 

157 

28. 

4.5 

12. 

.28 

17. 

32 

85. 

425 

.00 

1.6 

2 

G.  P.  Well  #5,  Tap  in  P.  S. 

11 

28 

6.9 

83 

94 

7.0 

4.0 

1.0 

0.4 

14. 

14 

30. 

275 

.00 

0.4 

± 

Avon                               G.  P.  Well  #1  off  Rte  28 

0 

0 

6.1 

31 

70 

36. 

1.7 

.03 

•  03 

14. 

22 

54. 

263 

.00 

4.1 

3 

G.  P.  Well  #2  off  Route  28 

1 

14 

6.3 

54 

87 

25. 

1.5 

.36 

1.7 

15. 

37 

44. 

280 

.19 

0.7 

2 

G.  P.  Well  #3,  Drive-In  Theater 

0 

5 

6.1 

28 

79 

34. 

3.0 

.11 

.08 

17. 

28 

64. 

330 

.20 

3.9 

1 

G.  P.  Well  #4,  Connelly  St. 

0 

4 

6.2 

35 

67 

23. 

1.1 

.04 

.06 

15- 

18 

43. 

255 

0.0 

1.6 

2 

-  A  - 


Analysis  of  the  Kater  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  ofGround   Kater  Sources  for  Year  19J2 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

"E. 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Sanples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

Manpanese 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Avon 

Old  Dug  Well  at  Hydrant 

0 

0 

5.8 

17 

51 

29. 

1.4 

.06 

.04 

13. 

17 

58. 

232 

.00 

2.9 

3 

Tap  on  System  at  Town  Hall 

0 

2 

6.1 

30 

72 

32. 

1.9 

.06 

.08 

13. 

21 

54 

297 

.00 

3.* 

3 

Ayer 

G.  P.  Well  #1,  Tap  at  Well 

o 
c 

6.7 

"7 

80 

18. 

9  7 

1.2 

18. 

6 

35. 

240 

.07 

0.4 

3 

G.  P.  Well  #2,  Tap  in  Pumping  Station 

5 

3* 

6.8 

66 

67 

17. 

2.3 

1.0 

1.2 

15. 

7 

26. 

213 

.13 

0.7 

3 

Patton  G.  P.  Well 

0 

3 

6.9 

139 

127 

7.3 

2.0 

.04 

.04 

14. 

14 

21. 

277 

.00 

0.4 

3 

Shebokin  Gravel  Packed  Well 

2 

13 

7.2 

93 

87 

5.0 

1.7 

.11 

.15 

11. 

12 

7.7 

195 

.00 

0.1 

3 

McPherson  Well 

0 

0 

6.6 

42 

103 

26. 

1.3 

.02 

.00 

13. 

5* 

48. 

318 

.00 

0.9 

3 

Barnstable 

(Fire  Dis) 

G.  P.  Well,  Phinney's  Lane 

0 

0 

6.3 

12 

18 

13. 

0.9 

.09 

.01 

11. 

1 

20. 

107 

.00 

0.4 

3 

G.  P.  Well  K 

0 

0 

6.3 

7 

9 

11. 

0.7 

.07 

.01 

8.0 

1 

14. 

68 

.00 

0.0 

3 

Tap  on  System 

0 

0 

6.2 

10 

15 

13- 

0.9 

.04 

.00 

10. 

1 

20. 

91 

.00 

0.4 

3 

Barnstable 

(Cotuit) 

Old  King's  Highway 

0 

0 

5.9 

9 

15 

11. 

0.8 

.03 

.02 

8.7 

3 

18. 

90 

.00 

1.2 

3 

High  Street 

0 

0 

5.5 

8 

13 

8.3 

1.1 

.02 

.02 

6.8 

7 

13- 

81 

.00 

0.4 

3 

-  5  - 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  V.'ater  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  ofGround   V.'ater  Sources  for  Year  19  72 

City  or  Town  Source 

Turbidity 

Color 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 

to 
01 
B 
(t) 
U 

c 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Barnstable  (Cotuit)      Tap  on  System 

0 

0 

5.5 

7 

14 

9.0 

1.1 

.03 

.02 

6.5 

8 

13. 

78 

.00 

0.4 

5 

Barnstable (Osterville)  Tubular  Wells  McShane 

0 

0 

6.1 

10 

14 

12. 

0.8 

.11 

.04 

11. 

6 

17. 

90~ 

.00 

1.3 

2 

G.  P.  Well  #3  Arena 

0 

0 

6.2 

8 

10 

8.8 

0.8 

.01 

.00 

10. 

4 

17. 

72 

.01 

0.6 

4 

G.  P.  Well  7  Craigville 

0 

0 

5.7 

7 

15 

15. 

1.0 

.01 

.02 

P.  P. 

9 

1  1  /ft 

i  n 

1.  .  u 

2 

G.  P.  Well  8  Craigville 

0 

0 

5.5 

9 

19 

16. 

1.0 

.00 

.01 

9.2 

10 

21. 

118 

.00 

1.5 

1 

G.  P.  Well  9,  Lambert  Mill 

0 

0 

6.0 

8 

11 

9.0 

0.7 

.00 

.05 

7.7 

4 

14. 

71 

.01 

0.4 

4 

G.  P.  Well  10,  Main  St. 

0 

0 

6.0 

10 

22 

10. 

1.6 

.02 

.02 

8.8 

13 

15. 

100 

.00 

1.3 

4 

G.  P.  Well  #11  Craigville 

0 

0 

6.0 

25 

32 

16. 

1.0 

.01 

.02 

8.0 

10 

21. 

139 

.00 

1.5 

2 

Tap  on  System 

7 

23 

6.1 

14 

18 

9.3 

0.9 

.01 

.02 

8.9 

5 

14. 

92 

.00 

0.5 

3 

Barnstable  (Water  Co)  G.  P.  Well  Straightway 

0 

0 

5.9 

9 

18 

15. 

2.1 

.03 

.09 

10. 

9 

31. 

113 

.06 

2.3 

2 

G.  P.  Well  Maher  Diesel 

1 

8 

5.6 

11 

16 

10. 

1.2 

.30 

.05 

5.3 

3 

15- 

81 

.01 

0.8 

2 

G.  P.  Well  Hyannisport 

0 

8 

6.0 

15 

20 

12. 

0.8 

.00 

.00 

13. 

7 

19. 

100 

.00 

0.7 

1 

G.  P.  Well,  Mary  Dunn  #1 

3 

20 

5.& 

8 

9 

10. 

0.8 

.55 

.05 

8.0 

7 

15. 

68 

.07 

0.1 

2 

6  - 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  Water  Sources  for  Year  19  72 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

"E. 

Milligrams 

per  Liter 

1 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassiun 

Iron 

01 

in 
01 
B 
« 
H 
C 

<e 

Silica  j 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Barnstable  (Water  Co) 

G.  P.  Well  Mary  Dunn  #2 

0 

3 

5-9 

7 

10 

10. 

0.5 

.31 

.06 

8.2 

4 

15. 

74 

.00 

0.1 

3 

Tap  on  System 

0 

0 

6.0 

12 

16 

11. 

0.9 

.42 

.38 

10. 

5 

16. 

87 

.00 

0.7 

2 

Barre 

Sew  Well,  Tap  in  P.  S. 

0 

0 

5.9 

9 

24 

13. 

1.7 

.49 

.08 

14. 

16 

14. 

111 

.01 

0.8 

3 

Tap  Wells  at  Factory, Dug  4  Tubular 

0 

0 

5.7 

6 

17 

4.7 

1.3 

.02 

.08 

14. 

15 

10. 

84 

.00 

0.4 

3 

Tap,  G.  P.  Well  #2 

0 

2 

6.0 

8 

14 

4.0 

0.8 

.11 

.01 

9.3 

8 

6.0 

56 

.00 

0.4 

3 

Bedford 

G.  P.  Well  #1,  Page  School 

1 

0 

6.5 

31 

51 

36. 

3.5 

.11 

.26 

13. 

22 

53 

275 

.25 

1.2 

2 

G.  P.  Well  #3,  Nitre  Well,  Rte  62 

0 

0 

6.1 

30 

91 

44. 

4.8 

.10 

.24 

14. 

33 

61. 

355 

.01 

2.3 

Well  #6,  Old  Dug  Well 

0 

5 

6.2 

19 

27 

17- 

1.2 

.08 

.27 

9.4 

12 

33. 

182 

.01 

0.9 

c 

G.  P.  Well  #7,  Middlesex  Turnpike 

0 

3 

6.2 

26 

62 

34. 

2.6 

.02 

.66 

12. 

26 

51. 

290 

.10 

0.4 

2 

G.  P.  Well  #8 

0 

10 

6.1 

21 

49 

25. 

1.9 

.18 

.23 

13- 

20 

47. 

255 

.12 

0.3 

2 

G.  P.  Well  #9 

0 

14 

6.1 

21 

51 

31. 

2.1 

.17 

.12 

11. 

17 

37 

260 

.02 

0.7 

2 

Belchertown( State  Sch)Tubular  Wells  before  treatment 

2 

23 

6.1 

22 

61 

13. 

2.1 

.43 

.24 

16. 

14 

38. 

198 

.02 

0.3 

3 

Tubular  Wells  after  treatment 

5 

5 

7.1 

63 

56 

31. 

2.4 

.80 

•  33 

16. 

15 

33. 

240 

.02 

0.3 

3 

Analysis  of  the  Water  of  Public  V.'ater  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  ofGround    V.'ater  Sources  for  Year  19  72 


City  or  Town 

Source 

JlilliRrans 

per  Liter 

Turbidity 

Color 

c. 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potass  iun 

Iron 

01 

■ 
01 
c 

CO 

tt 
c 
re 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
Clicromhos  /cm) 

re 

c 

0 
e 

1 

Nitrate  N 

No.  of  Sanples 

Belchertown 

Tubular  Wells,  Tap  in  P.  S. 

0 

0 

6.1 

15 

115 

43. 

4.2 

.02 

.02 

15. 

18 

113 

350 

.00 

1.0 

1 

Bellingham 

G.  P.  Well  #1,  Tap  in  P.  S. 

0 

3 

6.2 

24 

24 

6.6 

1.0 

.00 

.01 

13. 

9 

10. 

98 

.00 

0.7 

3 

New  G.  P.  Well  #3 

0 

7 

6.2 

25 

33 

8.1 

1.3 

.03 

.08 

15. 

11 

14. 

114 

.01 

1.2 

3 

New  G.  P.  Well  #4,  Tap  in  P.S.  off 
Wrentham  Rd. 

0 

0 

o,2 

19 

28 

5.3 

0.8 

.01 

.01 

13. 

8 

8.8 

86 

m 

•  u  1 

0.6 

3 

G.  P.  Well  #5,  Taunton  St. 

0 

3 

D.  2 

24 

31 

14. 

1.4 

.00 

.04 

16. 

8 

23. 

143 

on 

2.4 

3 

Berkley 

G.  P.  Well,  Tap  in  Fire  Station 

0 

0 

6.3 

?1 

64 

5.3 

3.6 

.02 

.02 

6.7 

60 

4.0 

173 

fin 

2.7 

3 

Bernard s to wn 

Dug  Well,  Tap  in  P.  S. 

1 

10 

6.4 

12 

15 

2.7 

0.3 

.12 

.00 

5-8 

7 

3.2 

51 

0.3 

3 

Ciravel  Developed  well,   lap  in  r.  0. 

1 

29 

11 

14 

2.7 

0.3 

1.2 

.01 

5.4 

6 

2.5 

46 

.00 

0.2 

3 

Billerica 

Tap  in  Engineer's  Office 

0 

8 

6.2 

24 

77 

3& 

5.7 

.08 

.02 

9.8 

30 

64. 

360 

.00 

4.8 

3 

Blackstone 

G.  P.  Well  01,  Tap  in  P.  S. 

0 

0 

6.3 

19 

26 

10. 

2.2 

.01 

.01 

10. 

15 

13. 

147 

.00 

1.7 

3 

G.  P.  Well  #2,  Tap  in  P.  S. 

2 

15 

6.2 

18 

28 

8.7 

1.5 

.35 

.09 

12. 

18 

12. 

123 

.00 

1.6 

3 

G.  P.  Well  #3 

0 

2 

6.1 

10 

11 

4.3 

0.5 

.23 

.09 

11. 

6 

4.; 

53 

.02 

0.1 

3 

0. 


i 


Analysis  of  the  U'ater  of  Public  V.'ater  Supplies 
Averages  of  Chenlca]  Analyses  ofGround   Water  Sources  for  Year  19  72 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

c 

Milligrams 

per  Liter 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potasslun 

Iron 

01 
0) 
01 

c 
n 
bo 
c 
a 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

(l     P     Uol  1    Mh     T»  r>  i  n   P  «? 

0 

2 

6.2 

13 

20 

7.0 

1.0 

.03 

.03 

11. 

10 

13. 

88 

.00 

0.5 

do  tu  ne  ^  rio  •  oagainure  y 

Ton   in    I"Vi  a+ y»t  p  +      PI  ftT'V  Rnnrif' 

i  til  }J    XII    Ulo  bl  XL-  L  |     ^ -L  O.I  A  AUaU' 

0 

0 

8.0 

61 

64 

16. 

1.3 

.00 

.00 

11. 

12 

24. 

215 

.00 

1.4 

1 

f>      P     Wei  1 
VJ •    r  •  Hell 

0 

0 

6  2 

21 

21 

16. 

1.3 

.00 

.00 

11. 

11 

25. 

130 

.00 

1.5 

1 

luuui&r  wells,   no.  oa.gajuore 

0 

0 

14 

21 

14. 

1.4 

.03 

.00 

15. 

12 

19. 

128 

.00 

2.0 

Bourne 

^j.  r.  well  county  Koau,  roc&ssett 

0 

0 

o.  t 

12 

9 

7.0 

0.6 

.02 

.00 

12. 

4 

9.2 

59 

.00 

0.1 

^ 

u.    r.    well,    ntc   cOK,  Uau&UIDc^ 

0 

5 

9 

16 

15. 

0.8 

.00 

.00 

11. 

5 

27. 

77 

.00 

0.2 

2 

G.  P.  Well  Bourne,  Town  Forest 

0 

5 

O.  1 

9 

9 

7.5 

0.7 

.02 

.00 

10. 

4 

11. 

56 

.00 

0.1 

2 

lap  in  water  uistrict;  uirice 

0 

0 

25 

28 

7.0 

0.6 

.02 

.00 

11. 

4 

10. 

85 

.00 

0.1 

J 

Tubular  Wells,  Rte  6a 

0 

0 

6.0 

19 

13 

10. 

0.7 

.02 

.00 

14. 

0 

17. 

75 

.00 

0.7 

2 

Tap  on  System 

0 

3 

6.2 

11 

13 

9.0 

0.6 

.04 

.01 

14. 

0 

8.0 

70 

.00 

0.6 

2 

Bourne (Buzzards  Bay) 

0.  P.  Well  &  Tubular,  Bourndale  Road 

0 

0 

6.4 

8 

8 

6.3 

1.1 

.03 

.01 

9.2 

4 

6.8 

52 

.00 

0.1 

3 

G.  P.  Well  Head  of  Bay  Road 

0 

0 

6.0 

8 

11 

7.0 

0.6 

.00 

.00 

10. 

7  , 

i  8.7 

61 

.00 

0.5 

3 

Tap  in  Water  Dist.  Office 

0 

2 

6.3 

10 

12 

7.7 

0.6 

.13 

.00 

9.3 

1 

8.7 

63 

.00 

0.3 

3 

I 


Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  ofGround    Water  Sources  for  Year  19  72 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

lili  ifirans 

per  Liter 

No.  of  Sannles 

Alkalinity 

Hardness 

B 
•o 

Potassiun 

Iron 

■ 

QJ 
C 
« 

M 

c 
£ 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Boylston(Morningdale)  G.  P.  Well  #1,  Tap  in  P.  S. 

1 

5 

6.2 

31 

35 

12. 

2.1 

.11 

.00 

12. 

9 

24. 

1*3 

.00 

0.6 

3 

New  G.  P.  Well  ff<:  ori  nte  fU-inu 

0 

0 

6.1 

22 

26 

10. 

2.5 

.01 

.00 

10. 

9 

18. 

131 

.00 

1.0 

3 

Boylston  W.  D. 

G.  P.  Well,  Tap  in  P.  S. 

0 

0 

6.1 

22 

35 

9.3 

1.0 

.00 

.01 

15. 

11 

17. 

131 

.00 

0.5 

3 

Braintree  W.  D. 

G.  P.  Well  Lakeside  Avenue 

0 

0 

6.4 

33 

86 

70. 

3.3 

.48 

.48 

12. 

6 

125. 

400 

.00 

0.3 

1 

Tap  on  System 

0 

5 

7.0 

21 

49 

48. 

2.1 

.07 

.07 

2.7 

36 

58. 

317 

.00 

0.5 

3 

Braintree( Norfolk 

Hos)G.  P.  Wells 

0 

7 

6.5 

54 

69 

10. 

1.0 

.05 

.05 

24. 

6 

12. 

177 

.00 

1.3 

3 

Bridgewater 

G.  P.  Well,  Plagg  St. 

0 

0 

6.1 

17 

28 

9.3 

0.7 

.04 

.02 

15. 

11 

13. 

103 

.00 

0.8 

3 

G.  P.  Well  #1,  Carver  Pond 

0 

0 

6.2 

2k 

28 

14. 

1.0 

0.6 

.53 

13. 

0 

14. 

119 

.07 

0.1 

3 

G.  P.  Well  #2,  500  ft.  from  Carver  Pd. 

0 

2 

5.9 

17 

37 

19. 

1.6 

.04 

.05 

16. 

4 

23. 

177 

.00 

0.6 

3 

G.  P.  Well  #3,  Matfield  River 

.  0 

2 

6.9 

24 

57 

18. 

3.2 

.5* 

.42 

13. 

7 

24. 

105 

.38 

7.7 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

2 

6.1 

31 

37 

18. 

1.6 

.25 

.08 

14. 

20 

22. 

105 

.00 

1.0 

3 

Burlington 

Terrace  Hall  Ave.  Well  #1 

0 

3 

6.0 

24 

69 

37. 

2.5 

.01 

.13 

15. 

25 

61. 

330 

.04 

3.3 

3 

Terrace  Hall  Ave.  Well  #2 

0 

0 

5.9 

23 

68 

40. 

2.0 

.01 

.21 

17. 

34 

55. 

330 

.08 

0.7 

3 

-  in  - 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  ofGround   Water  Sources  for  Year  1972 


City  or  Town 

Source 

Milligrams 

per  Liter 

Turbidity 

Color 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 
B 
CI 
C 
<0 
H 
c 

(C 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

No.  of  Samples 

Burlington 

G.  P.  Well  #3  Middlesex  St.  Tap  in  P.S. 

0 

0 

6.1 

24 

47 

30. 

2.2 

.02 

.02 

15. 

20 

51. 

260 

.00 

0.5 

3 

G.  P.  Well  #4,  Middlesex  St. Tap  in  P.S. 

0 

2 

6.1 

36 

75 

32. 

3.5 

.07 

.15 

17. 

29 

61. 

300 

.00 

1.6 

3 

G.  P.  Well  #5,          "           "    "      "  " 

0 

5 

6.2 

30 

71 

39. 

3.6 

.07 

1.3 

17. 

19 

60. 

347 

.23 

0.3 

3 

G.  P.  Well  #6  Sandy  Brook  Road 

1 

23 

5.8 

18 

52 

42. 

2.9 

.29 

.25 

16. 

32 

61. 

317 

.25 

0.8 

3 

G.  P.  Well  #7  off  Lexington  Ave. 

0 

2 

6.3 

46 

88 

31. 

2.8 

.24 

.16 

17. 

20 

70. 

330 

.04 

0.4 

3 

Tubular  Well  #8,  WyraantSt. 

0 

2 

6.2 

48 

128 

49. 

5.6 

.07 

.10 

17. 

49 

91. 

473 

.02 

2.1 

3 

Tubular  Wells  #9  off  Sandy  Brook  Rd. 

0 

4o 

5.9 

23 

49 

37. 

2.3 

.38 

.34 

18. 

32 

58. 

300 

.30 

0.1 

1 

Main  P.S. Tubular  Wells, tireat  meadow  na. 

1 

17 

64 

128 

58. 

4.4 

0.7 

.66 

17. 

31 

100. 

465 

.15 

0.6 

6 

Canton 

G.  P.  Well  #4,  Pecunit  St. 

0 

3 

6.4 

42 

78 

16. 

0.8 

.02 

.05 

19. 

24 

31. 

232 

.00 

3.2 

3 

G.  P.  Well  #5  Everendon  St. 

0 

5 

6.3 

23 

4l 

11. 

0.5 

.04 

.01 

18. 

12 

19. 

150 

.00 

0.7 

2 

G.  P.  Well  #6  Everendon  St. 

0 

2 

6.3 

22 

29 

6.9 

0.4 

.04 

.00 

16. 

6 

12. 

91 

.00 

0.6 

3 

Chelmsford  (North) 

G.  P.  Well  #1,  Bomil  Field 

0 

2 

6.0 

14 

67 

52. 

3.8 

.03 

.07 

13. 

14 

96. 

373 

.00. 

4.0 

3 

-  11  - 


Analysis  of  the  Water  of  Public  Hater  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  Water  Sources  for  Year  19^2 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 
0) 
QJ 
C 
CO 
M 

cc 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

K 

■H 

c 
0 

Nitrate  N 

Chelmsford  (North) 

G.  P.  Well  #2,  Bomil  Field 

0 

6.1 

21 

71 

59. 

3.0 

.01 

.21 

14. 

16 

92. 

433 

.00 

1.1 

3 

G.  P.  Well  #3,  Bomil  Field 

0 

2 

6.1 

23 

69 

52. 

3.2 

.04 

.35 

14. 

12 

L106. 

433 

.02 

2.1 

3 

Chelmsford 

Turnpike  Road,  G.  P.  Well 

0 

8 

6.1 

24 

51 

22. 

2.6 

.06 

.28 

16. 

22 

42. 

255 

•  03 

2.0 

3 

West  Chelmsford,  G.  P.  Well 

0 

7 

6.4 

22 

50 

17. 

2.0 

.00 

.06 

13. 

12 

33. 

183 

.00 

2.2 

3 

Mill  Road,  G.  P.  Wells 

0 

2 

6.1 

23 

53 

16. 

2.5 

.06 

.10 

15. 

17 

33. 

187 

.00 

2.5 

3 

Smith  St.  Well  before  treatment 

1 

93 

5.9 

21 

61 

20. 

3.4 

8.0 

.37 

17. 

54 

43. 

247 

.36 

0.1 

3 

Crooked  3pring  Road  -  Well 

0 

5 

6.2 

21 

71 

24. 

2.8 

.21 

.39 

14. 

15 

55. 

232 

.00 

1.8 

3 

Canal  £>t.  (i.  r.  well 

0 

21 

6.2 

25 

67 

19. 

3.7 

.55 

.23 

15. 

12 

54. 

265 

.03 

0.2 

3 

Smith  St.  Well  Treated 

0 

20 

6.3 

51 

58 

18. 

2.8 

.02 

.20 

20. 

41 

44. 

250 

.13 

0.1 

1 

River  Neck  Road,  G.  P.  Well 

0 

0 

6.2 

19 

52 

13. 

2.0 

.08 

.02 

18. 

18 

31. 

185 

.00 

2.6 

1 

Chilmark 

Tap  on  System 

0 

0 

6.4 

20 

14 

12. 

2.0 

.05 

.05 

11. 

9 

15. 

94 

.01 

0.2 

1 

Cohassett 

G.  P.  Well  #1,  Sohier  St. 

0 

0 

6.4 

38 

65 

28. 

2.6 

.18 

•  03 

16. 

28 

41. 

260 

.00 

1.3 

3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  V.'ater  Sources  for  Year 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

lilligrams 

per  Liter 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 

to 

01 

c 
nj 

60 

c 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec .  Cond . 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Colrain(Kendall) 

Deep  Tubular  Well  at  Griawaldville 

18 

18. 

.8 

Tap  in  Town 

0 

0 

7.2 

77 

81 

8.9 

1.9 

.02 

.01 

12. 

210 

.01 

3 

Deep  Tubular  Well  at  Lyansville< 

0 

0 

7.8 

95 

95 

7.6 

1.3 

.01 

.02 

13. 

18 

6.5 

207 

.01 

0.0 

3 

Colrain  (Griaw«ldvill 

e)  Gravel  Developed  Well,  Tap  in  P.  S. 

0 

0 

6.5 

3* 

37 

1.7 

0.9 

.02 

.01 

12. 

10 

1.0 

70 

.01 

0.0 

3 

Colrain  (Pire  Dist. ) 

Tubular  Well a  near  North  River 

0 

10 

7.3 

80 

77 

7.0 

1.8 

.14 

.10 

7. 

12 

7.0 

180 

.00 

0.1 

1 

Concord 

G.  P.  Well  off  Walden  St.  Hugh  Cargill 

3 

16 

6.8 

24 

36 

7.7 

2.0 

.3* 

.00 

16. 

11 

18. 

127 

.00 

0.4 

3 

Deaconess,  G.  P.  Well 

2 

8 

7.8 

33 

39 

22. 

2.2 

.28 

.00 

13. 

20 

11. 

164 

.00 

0.9 

3 

Jennie  Dug an  Well 

0 

2 

6.6 

19 

20 

5.0 

1.3 

.07 

.00 

17. 

6 

5.8 

72 

.00 

0.6 

3 

2nd  DIVISION  WELL 

2 

6 

6.7 

24 

13 

4.3 

.6 

•  23 

.01 

14. 

5 

6.0 

51 

.01 

0.1 

3 

Concord (Kalmia  Wood) 

Tap  in  District 

0 

6 

8.7 

43 

50 

15. 

2.1 

.03 

.01 

10.6 

21 

18. 

155 

.00 

0.6 

2 

Danvers 

G.  P.  Well  #1 

0 

10 

7.1 

101 

132 

28. 

1.2 

.01 

.32 

16. 

18 

54. 

393 

.00 

1.3 

3 

G.  P.  Well  #2 

4 

48 

6.9 

89 

97 

22. 

1.7 

1.1 

.76 

16. 

16 

35. 

156 

.09 

0.2 

2 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  Water  Sources  for  Year  19  72 


~ity  or  Town 

Source 

Milligrams 

per  Liter 

Turbidity 

Color 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassiun 

Iron 

01 
10 
01 

c 
td 

to 
c 

CC 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Mlcromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

No.  of  Sanples 

Dartmouth 

G. 

P. 

Well  #1,  Chace  Road 

0 

12 

6.5 

18 

53 

8.6 

1.6 

.07 

.41 

15. 

20 

11. 

114 

.01 

0.5 

3 

G. 

P. 

Well  #2,  Chace  Road 

0 

2 

6.5 

13 

28 

8.2 

l.l 

.03 

.03 

13. 

17 

13. 

103 

.00 

0.5 

3 

G. 

P. 

Well  #3,  Chace  Road 

0 

5 

5.9 

12 

25 

8.3 

l.l 

.02 

.03 

12. 

16 

12. 

103 

.00 

0.5 

3 

G. 

P. 

Well  #4,  Rte  6 

0 

27 

6.2 

25 

26 

7.1 

1.3 

.08 

.06 

15. 

15 

9.E 

115 

.01 

1.1 

3 

Dedham 

G. 

P. 

Well  #1  Dover  St. 

0 

7 

6.2 

26 

72 

82. 

2.9 

.24 

.12 

15. 

24 

148. 

550 

.00 

1.8 

3 

G. 

P. 

Well  A,  Bridge  St. 

0 

32 

6.3 

31 

53 

.19 

2.1 

.30 

.64 

15- 

17 

36. 

216 

.04 

0.8 

3 

G. 

P. 

Well  B,  Bridge  St. 

0 

2 

6.4 

31 

66 

17. 

1.8 

.03 

.16 

16. 

18 

37. 

227 

.04 

1.8 

3 

G. 

p# 

W*>11  D    Bridge  St. 

0 

27 

6.1 

29 

55 

25. 

2.1 

.48 

.67 

14. 

19 

45. 

233 

.07 

0.7 

3 

G. 

P. 

Well  E,  Bridge  St. 

0 

20 

6.3 

28 

41 

16. 

1.6 

.25 

1.2 

16. 

14 

34. 

11.: 

.02 

0.1 

1 

G. 

P. 

Well  F,  Bridge  St. 

0 

3 

6.2 

31 

59 

15- 

1.4 

.14 

.21 

16. 

17 

33. 

215 

.00 

1.4 

3 

G. 

P. 

Wells  A,B,C,D,E,F  Bridge  St.Tfctd. 

0 

16 

6.2 

29 

54 

24. 

2.0 

.40 

.50 

15. 

6 

42. 

227 

.06 

1.1 

3 

G. 

P. 

Well  #1  White  Lodge  Rd. 

0 

0 

6.1 

32 

69 

16. 

1.1 

.04 

.04 

16. 

12 

42. 

228 

.00 

1.1 

2 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  Water  Sources  for  Year  19  72 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

c 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Sanples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

■ 

01 

c 
« 

c 
« 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Mlcromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Dedham 

G.  P.  Well  #2,  White  Lodge  Road 

0 

15 

6.3 

ho 

80 

22. 

1.1 

.34 

1.6 

16. 

26 

36. 

273 

.11 

0.4 

2 

G.  P.  Well  #3,  White  Lodge  Road 

0 

18 

6.3 

42 

75 

22. 

1.3 

.04 

.76 

18. 

2 

41. 

262 

.08 

0.6 

3 

G.  P.  Well  #4,  White  Lodge  Road 

0 

17 

6.3 

ol 

1*1 

nil 

.51 

10. 

1  O 

4n 

.00 

-*. 

j 

G.  P.  Well  #11  Rock  Meadow 

0 

50 

5.9 

21 

71 

50. 

3.* 

.84 

.11 

16. 

24 

95. 

380 

.01 

1.8 

1 

Tap  on  System 

0 

3 

6.2 

40 

72 

21. 

1.5 

.22 

.50 

18. 

10 

32. 

267 

.03 

0.7 

3 

Deerfield  (South) 

Tubular  Wells  off  Sugarloaf  Street 

0 

0 

6.2 

14 

85 

17. 

3.1 

.03 

.00 

12. 

47 

32. 

273 

.00 

8.2 

3 

Deerfield  P.  D. 

North  Springs  from  Col.  Wells 

0 

2 

6.4 

28 

35 

5.7 

0.3 

.03 

.03 

12. 

7 

12. 

101 

.00 

.00 

3 

Harris  Spring,  G.  P.  Well 

0 

0 

6.6 

17 

53 

3.5 

1.6 

.02 

.00 

11. 

19 

11. 

137 

.00 

5.3 

3 

Tap  at  Deerfield  Academy 

0 

3 

6.6 

51 

66 

13. 

2.1 

.07 

.03 

14. 

15 

25. 

187 

.00 

0.4 

3 

Dennis 

Tap  on  System,  Town  Office 

0 

4 

6.1 

8 

13 

13. 

0.9 

.01 

.01 

6.3 

4 

21. 

101 

.00 

0.5 

2 

G.  P.  Well,  Sub  1,  Old  Chatham  Road 

0 

3 

5.9 

6 

9 

11. 

0.7 

.01 

.02 

9.2 

7 

16. 

78 

.00 

0.3 

2 

G.  P.  Well,  Sub  2,  Old  Chatham  Road 

0 

3 

5.7 

6 

11 

11. 

0.9 

.00 

.02 

6.0 

5. 

17. 

80 

.00 

1.4 

2 
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Analysis  of  the  U'ater  of  Public  V.'ater  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  V.'ater  Sources  for  Year  19  72 


City  or  Town  Source 

Turbidity 

Color 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Sanples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

<u 

0) 

01 
c 
a 

c*; 

c 
« 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Dennis                           G.  P.  Well,  Sub  3,  Old  Chatham  Road 

0 

2 

5.9 

6 

9 

9.5 

0.7 

.00 

.01 

6.2 

6 

16. 

74 

.00 

0.3 

2 

G.  P.  Well,  Sub  4,  So.  Dennis 

1 

10 

5.8 

8 

9 

14. 

0.6 

1.4 

.11 

6.0 

3 

23. 

86 

.02 

0.2 

2 

G.  P.  Well,  Sub  5,  Rte  134 

0 

0 

5.8 

5 

14 

13. 

0.9 

.00 

.00 

7.0 

7 

23. 

96 

.00 

0.1 

1 

G.  P.  Well,  Sub  6,  No. -So. Dennis  Road 

0 

2 

6.0 

8 

11 

13. 

0.8 

.01 

.02 

6.8 

3 

20. 

93 

.00 

0.5 

2 

G.  P.  Well  Sub  7,  Airline  Road 

0 

0 

5.7 

4 

9 

9.0 

0.7 

.02 

.02 

7.0 

5 

14. 

66. 

.00 

0.2 

1 

G.  P.  Well,  Sub  8,  Airline  Road 

0 

0 

5.7 

6 

9 

10. 

0.7 

.00 

.02 

7.0 

5 

16. 

«6., 

.00 

0.0 

I 

G.  P.  Well,  Sub  9,  Grassy  Pond  Drive 

0 

0 

5.5 

5 

9 

10. 

0.6 

.02 

.02 

5.0 

5 

17. 

70 

.00 

0.1 

1 

New  G.  P.  Well  #10,  Airline  Rd. 

0 

0 

5.7 

6 

7 

9.0 

0.6 

.02 

.01 

5.0 

4 

14. 

66 

.00 

0.0 

1 

G.  P.  Wells,  Main  Sta.  Bass  River  Road 

0 

0 

5.8 

7 

12 

12. 

0.9 

0.2 

.02 

9.0 

5 

19. 

82 

.00 

0.5 

1 

Di gh to n ( Br i gh ton 

38 

200 

.00 

7.1 

County  Agricultural)    G.  P.  Well 

0 

0 

6.4 

30 

69 

9.0 

5.0 

.05 

.00 

12. 

11. 

1 

Dighton                          Tubular  Wells,  Somerset  Ave. 

0 

0 

6.0 

28 

52 

16. 

1.0 

.09 

.04 

13. 

19 

27. 

183 

.00 

1.6 

3 

G.  P.  Well,  Cedar  St. 

0 

10 

5.9 

17 

25 

4.7 

1.0 

.18 

.06 

12. 

14 

20. 

84 

.00 

0.5 

3 
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Analysis  of  the  U'ater  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  Water  Sources  for  Year  19^2 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

c 

lillifirams 

per  Liter 

No.  of  Sanples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 
Bl 
01 

c 

CO 
M 
C 
CO 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

e 

c  v) 

O  O 
O  X. 
E 

•  o 

0  u 

01  u 

<"  ~ 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Douglas 

Tubular  Wells,  Tap  in  P.  S. 

0 

3 

6.3 

25 

28 

13. 

1.3 

.01 

.00 

15. 

12 

16- 

135 

.07 

1.6 

3 

Dover  (Selectmen) 

Drilled  Wells,  Church  St. Tap  Town  Hall 

0 

3 

6.4 

44 

157 

86. 

1.7 

.10 

.01 

16. 

15 

208. 

680 

.00 

2.2 

3 

Dover  (Water  Co.) 

Tubular  Well,  Tap  on  System 

0 

5 

7.5 

54 

40 

46. 

1.4 

.24 

.06 

31. 

1 

42, 

243 

.00 

1.2 

3 

Dover  (McNamara) 

Drilled  Well,  Tap  on  System 

0 

3 

6.4 

26 

45 

14. 

0.8 

.02 

.03 

14. 

9 

25. 

151 

.00 

2.4 

2 

Dover  (Meadow  Brook) 

Tubular  Well  Field,  Tap  in  P.  S. 

0 

0 

6.3 

19 

69 

37. 

2.0 

.03 

.01 

11. 

22 

78. 

350 

.00 

3.2 

1 

Dracut 

Tap  in  Town 

0 

2 

6.3 

24 

33 

13. 

1.9 

.03 

.18 

12 

7 

24. 

137 

.00 

1.0 

3 

Tyngsboro  Well,  G.  P.  Wells 

0 

0 

6.4 

14 

32 

14. 

1.9 

.05 

2.1 

10. 

7 

26. 

154 

.31: 

0.9 

3 

new    DVB  \AJH    "olio,     V/X  ttvci    •*  Q*- ivc u 

0 

2 

6.4 

26 

33 

11. 

2.0 

.01 

1.5 

12. 

10 

20. 

136 

.22 

0.7 

3 

Ave. 

28. 

168 

Dudley 

G.  P.  Well  #1,  Tap  in  P.  S.  Schofield  A 

;e0 

0 

6.0 

12 

27 

18. 

2.5 

.00 

.01 

14. 

32 

.00 

1.7 

3 

G.  P.  Well  #2,  Tap  in  P.  S. 

0 

0 

6.2 

19 

29 

10. 

1.6 

.01 

.06 

14. 

24 

16. 

116 

.01 

1.4 

2 

Tubular  Wells,  Tap  in  P.S.  Main  Sta.W. 

0 

2 

6.2 

18 

24 

7.0 

1.3 

.00 

.08 

10. 

13 

10.5 

86 

.00 

0.8 

3 

G.  P.  Well  #3,  Tap  in  P.  S. 

0 

15 

6.2 

19 

32 

10. 

1.3 

.42 

.05 

13. 

7 

17. 

108 

.03 

0.7 

1 
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Analysis  of  the  Wa 
Averages  of  Chemical  Analyses  i 


ter  of  Public  Water  Supplies 
ofGround    Water  Sources  for  Yea 


r  19  72 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 
V) 
Ql 
C 

re 

CO 

c 
re 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Dunstable 

Tubular  Wells,  Tap  in  P.  S. 

0 

4 

6.2 

27 

37 

18. 

2.9 

.04 

.31 

12. 

5 

35. 

163 

.01 

0.7 

4 

Dux bury 

Tubular  Wells,  Mlllbrook 

12 

4o 

6.1 

12 

19 

12. 

1.1 

1.3 

.06 

13. 

13 

21. 

110 

.00 

0.9 

1 

G.  P.  Well,  Partridge  Road 

0 

5 

6.0 

13 

27 

14. 

1.7 

.11 

.01 

lc. 

11 

of. 

(V) 

1  P 
X  «  t 

G.  P.  Well,  Depot  St. 

0 

2 

5.2 

9 

35 

23. 

1.3 

.03 

.19 

12. 

21 

35. 

200 

.00 

0.6 

3 

G.  P.  Well,  Lake  Shore  Drive 

0 

5 

5.9 

15 

19 

11. 

1.1 

.13 

.12 

14. 

6 

20. 

100 

.01 

1.0 

3 

G.  P.  Well,  Millbrook 

0 

7 

6.0 

14 

19 

11. 

1.0 

.06 

.07 

12. 

6 

19. 

98 

.01 

0.4 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

3 

6.1 

18 

3* 

20. 

1.1 

.08 

•  11 

13. 

13 

32. 

171 

.01 

0.7 

3 

East  Bridgewater 

G.  P.  Well  #1,  Pond  St. 

1 

7 

6.0 

16 

18 

12. 

1.5 

.39 

.06 

16. 

8 

17. 

111 

.03 

0.5 

3 

G.  P.  Well  #2,  Crescent  St. 

0 

0 

6.0 

12 

32 

10. 

2.2 

.20 

.13 

17. 

20. 

10. 

139 

.00 

2.1 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

3 

6.2 

18 

24 

10. 

1.8 

.13 

.03 

17. 

17 

13. 

125 

.00 

1.0 

3 

East  Brookfield 

G.  P.  Well,  Tap  in  P.  S. 

1 

8 

6.2 

13 

18 

6.5 

1.0 

.29 

.11 

7.1 

5 

11. 

79 

.01 

0.5 

2 

Dug  Well,  Town  Supply 

0 

8 

6.3 

18 

22 

6.5 

1.0 

.28 

.07 

6.3 

5 

10. 

85 

.03 

0.4 

2 

Analysis  of  the  Water  of  Public  V.'ater  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  ofGround    V.'ater  Sources  for  Year  19  72 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Sanples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 
10 
01 

E 

m 

60 
B 

'5 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Mlcromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

ast  Chelmsford 

G.  P.  Well 

5 

55 

6.5 

56 

87 

25. 

4.5 

2.2 

.30 

18. 

26 

64. 

310 

.10 

0.2 

3 

Eaatham 

Driven  Wells 

0 

0 

6.8 

95 

13 

87. 

1.3 

.03 

.00 

17. 

23 

42. 

370 

.00 

4.1 

1 

Easthampton 

Tubular  Wells,  Tap  in  P.  S. 

0 

3 

7.7 

60 

70 

5.7 

0.5 

.01 

.00 

15. 

11 

14. 

178 

.01 

1.1 

3 

Hendricks  St.  Gravel  Developed  Well 

0 

3 

7.9 

70 

91 

4.3 

0.5 

.03 

.00 

16. 

25 

12. 

197 

.01 

0.5 

3 

New  G.  P.  Well  #2 

0 

4 

8.3 

45 

51 

3.3 

0.5 

.02 

.00 

16. 

14 

7.7 

143 

.01 

1.1 

3 

Easton 

G.  P.  Well  #1,  Center  St. 

0 

l 

5.6 

11 

25 

14. 

1.3 

.01 

.02 

12. 

13 

19. 

128 

.00 

2.7 

3 

G.  P.  Well  #2,  Washington  St. 

0 

2 

6.2 

30 

40 

41. 

2.8 

.01 

.00 

12. 

0 

48. 

303 

.00 

3.9 

3 

G.  P.  Well         Red  Mill  Road 

0 

3 

6  4 

3^ 

24 

16. 

1.1 

.01 

.03 

13. 

5 

12. 

125 

.00 

0.5 

3 

Parkview  School 

0 

0 

6.2 

18 

30 

16. 

1.6 

.01 

.01 

13. 

6 

20. 

145 

.00 

1.4 

3 

Bdgartown 

Dug  4  Tubular  Wells,  Wintucket 

0 

7 

7.6 

28 

7 

21. 

0.5 

.20 

.02 

3.9 

3 

21 

101 

.00 

0.0 

3 

G.  P.  Well  #2,  Shurtleff  Gas 

0 

2 

5.6 

11 

30 

22. 

3.4 

.06 

.10 

12. 

12 

29. 

183 

0.7 

4.1 

3 

0.  P.  Well,  Mashacket 

0 

5 

5.8 

9 

8 

9.0 

0.6 

.04 

.00 

9.1 

2 

12. 

60 

.00 

0.0 

3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  Water  Sources  for  Year  19  72 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

C 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Sanples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

(fl 
c 

CO 

00 

c 
re 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Edgartown 

Tap  on  System 

0 

0 

5.9 

9 

8 

9.0 

0.6 

.04 

.00 

8.9 

2 

13. 

60 

.00 

0.0 

3 

Essex 

G.  P.  Well  #2 

2 

45 

6.3 

24 

37 

13. 

1.2 

1.3 

0.7 

14. 

11 

24. 

150 

.09 

0.1 

2 

G.  P.  Well  #3 

2 

6.4 

<z  1 

n  f, 
u  •  o 

.50 

l4 

10 

22. 

140 

.02 

0.0 

2 

Tap  in  Fire  Station 

1 

18 

6.3 

25 

33 

13. 

1.0 

.27 

.27 

15. 

5 

22. 

132 

.00 

0.0 

1 

Fairhaven 

Tub.  Wells  near  Nasketucket  River 

0 

47 

5.9 

17 

45 

11. 

2.6 

.11 

.05 

8.0 

1? 

17. 

154 

.01 

2.6 

3 

Tub.  Wells  near  Mattapoisett  River 

0 

15 

5.9 

17 

53 

29. 

2.6 

.57 

.53 

8.6 

13 

55. 

243 

.01 

1.5 

3 

Tap  on  System 

0 

58 

5.8 

16 

46 

15. 

2.8 

.21 

.  io 

6.3 

28 

26. 

173 

.01 

2.1 

3 

Poxbo rough 

G.  P.  Well  1,  P.S.  off  Chestnut  St. 

0 

2 

6.2 

24 

43 

12. 

0.7 

.03 

.05 

13. 

11 

23. 

145 

.00 

1.9 

3 

G.  P.  Well  2,  P.  S.  off  Chestnut  St. 

0 

10 

6.2 

27 

43 

16. 

1.1 

.48 

.27 

13. 

0 

20. 

165 

.02 

2.0 

l 

G.  P.  Well  3,  P.S.  off  Chestnut  St. 

0 

5 

6.0 

21 

30 

10. 

0.5 

.00 

.00 

12. 

4 

23. 

110 

.00 

0.4 

l 

G.  P.  Well  4,  P.S. #2  off  South  St. 

0 

2 

5-9 

11 

23 

12. 

1.1 

.00 

.04 

8.9 

11 

20. 

114 

.00 

0.5 

3 

G.  P.  Well  5,  P.  S.  #2 

0 

3 

6.0 

20 

33 

8.0 

0.7 

.10 

.04 

14. 

19 

15. 

107 

.00 

1.0 

2 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  Water  Sources  for  Year  19  72 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

-J 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

u 

00 

c 
nj 

CO 

c 

JC 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Poxbo rough 

G.  P.  Well  #6,  P.  S.  #2 

0 

7 

5.8 

13 

27 

12. 

0.9 

.02 

.10 

11. 

16 

19. 

115 

.00 

0.8 

3 

G.  P.  Well  #7,  P.  S.  #3 

0 

3 

6.0 

17 

36 

13. 

0.5 

.08 

.02 

15. 

8 

23. 

135 

.00 

1.2 

3 

G.  P.  Well  #8,  P.  S.  #3 

0 

3 

6.1 

22 

39 

15. 

0.7 

.08 

.02 

15. 

9 

29. 

150 

.00 

0.5 

2 

G.  P.  Well  #9 

0 

0 

6.1 

16 

25 

9.0 

0.6 

.01 

.00 

15. 

6 

17. 

94 

.00 

0.7 

2 

G.  P.  Wells  1,2,3,  Venturi  Pit 

0 

3 

6.1 

24 

40 

13. 

0.9 

.10 

.09 

14. 

4 

21. 

150 

.00 

1.9 

3 

G.  P.  Wella  4,5,6,  1st  house  after  trtmt 

0 

3 

5.9 

12 

24 

12. 

1.0 

.05 

.04 

11. 

4 

19. 

106 

.00 

0.5 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.1 

20 

35 

13. 

1.0 

.03 

.01 

13. 

12 

20. 

135 

.00 

1.4 

3 

Pramingham 

G.  P.  Well,  M..C.D. 

0 

2 

6.3 

1+2 

116 

57. 

2.4 

.02 

.03 

16. 

23 

138. 

553 

.00 

2.2 

3 

li.    r.    Well  jfL 

0 

0 

6  Q 

100 

116 

13. 

2.1 

.03 

.45 

17. 

29 

24. 

270 

.00 

0.3 

1 

G.  P.  Well  #2 

0 

5 

6.5 

3^ 

35 

18. 

1.9 

.29 

.34 

20. 

23 

16. 

148 

.06 

0.1 

1 

G.  P.  Well  #3 

0 

0 

6.5 

27 

33 

13. 

1.6 

.02 

.01 

17. 

20 

14. 

128 

.00 

0.2 

1 

Franklin 

G.  P.  Well  1,2  -  Beaver  Pond 

0 

6 

6.0 

25 

37 

22. 

1.0 

.24 

.80 

13. 

10 

35. 

168 

.01 

0.4 

3 

G.  P.  Well  #3,  Grove  St. 

0 

0 

6.1 

18 

34 

11. 

1.7 

.01 

.01 

13. 

13- 

19. 

129 

.00 

1.3 

3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  ofGround    Water  Sources  for  Year  19  72 


City  or  Town  Source 

Turbidity 

Color 

a 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

Manganese 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Franklin                      G.  P.  Well  #4,  Miller  St. 

0 

0 

6.1 

12 

27 

9.0 

0.4 

.01 

•  03 

12. 

11 

16. 

107 

.00 

0.6 

3 

Tap  in  Town  Hall 

1 

10 

6.1 

14 

18 

10. 

0.5 

.22 

.15 

13. 

10 

19. 

121 

.00 

0.6 

3 

Freetown                      Assonet  Bay  Shores,  Drilled  Well  #1 

J* 

6.9 

on 

i  oh 

6l 

.68 

17. 

"50 

33. 

293 

.00 

0.0 

2 

Drilled  Well  #2 

4 

29 

7.1 

91 

158 

30. 

0.6 

.66 

.40 

17. 

33 

63. 

390 

.00 

0.0 

2 

Gardner  State  Hos.      Tubular  Wells 

0 

3 

5-7 

8 

20 

5.4 

0.6 

.13 

.05 

13. 

12 

7.2 

75 

.00 

0.1 

3 

Georgetown                   New  G.  P.  Well 

0 

11 

6.6 

53 

73 

8.3 

1.9 

.18 

.21 

17. 

23 

15. 

187 

.02 

0.2 

3 

Metcalf  Well 

0 

17 

6.1 

26 

^3 

8.3 

1.3 

.34 

.19 

16. 

19 

15. 

143 

.01 

0.5 

3 

Gill                             Tap  -  Spring 

0 

2 

6.8 

28 

44 

6.7 

0.9 

.12 

.00 

13. 

13 

13. 

124 

.00 

1.2 

3 

Gill  (Mt.Hermon  Sch)  Tubular  Wells 

0 

3 

6.3 

13 

23 

4.3 

0.7 

.05 

.00 

8.2 

10 

7.5 

75 

.00 

0.8 

3 

Gosnold                        Tubular  Wells  before  treatment 

0 

1 

6.7 

23 

18 

21. 

1.4 

.12 

.00 

14. 

5 

26. 

135 

.00 

0.5 

3 

Tubular  Wells  after  treatment 

0 

1 

8.4 

37 

24 

25. 

1.5 

.04 

.00 

14. 

5 

26. 

163 

.00 

0.6 

3 

Grafton  (South)           G.  P.  Well  #1 

0 

3 

5.8 

6 

17 

12. 

0.8 

.02 

.01 

10. 

11 

36. 

104 

.00 

1.1 

3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  V.'ater  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  ofGround    Water  Sources  for  Year  19  72 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Sanples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

ti 
10 

0) 

c 
CO 

60 

c 

CO 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Grafton  (South) 

G.  P.  Well  #2 

0 

3 

5.8 

9 

23 

16. 

2.2 

.02 

.01 

11. 

14 

23. 

129 

.00 

2.6 

3 

Grafton  Water  Co. 

Dug  Wells,  Tap  in  P.  S. 

0 

3 

6.1 

24 

77 

*7. 

4.4 

.05 

.01 

12. 

18 

71. 

383 

.00 

3 

G.  P.  Well  #2 

0 

0 

6.2 

31 

53 

16. 

3.0 

.02 

.27 

13. 

11 

38. 

200 

.01 

0.9 

1 

G.  P.  Well  #3 

6 

25 

6.5 

30 

66 

25. 

3.3 

3.6 

.67 

13. 

10 

61. 

253 

.06 

0.5 

3 

Granby 

Deep  Tubular  Well 

0 

5 

7.0 

86 

109 

6.8 

.07 

.05 

.00 

7. 

20 

6.8 

123 

.01 

1.7 

2 

Granville 

Collecting  Well  4  Springs 

0 

5 

6.8 

30 

25 

2.7 

1.0 

.04 

.01 

12. 

5 

2.7 

63 

.00 

0.0 

3 

Deep  Tubular  Well 

0 

0 

7.2 

41 

3* 

3.0 

1.2 

.04 

.00 

14. 

4 

3.5 

80 

.00 

0.0 

1 

ureeni lciu 

1 1  ~ Ck i      \Jl  ecu    HA  . 

0 

8 

7.* 

60 

43 

2.0 

1.1 

.04 

.00 

7.0 

8 

2.2 

100 

.03 

0.2 

3 

Mill  Brook,  G.  P.  Well  #1 

0 

3 

6.2 

20 

46 

13. 

0.9 

.08 

.06 

12. 

18 

28. 

165 

.00 

0.6 

2 

Mill  Brook,  G.  P.  Well  #2 

0 

0 

7.1 

69 

28 

3.0 

0.3 

.01 

.00 

10. 

7 

5.8 

77 

.00 

1.3 

2 

Groton  (West) 

Tubular  Wells 

4 

15 

6.3 

28 

39 

8.7 

1.0 

.40 

.70 

8.8 

8 

14. 

129 

.03 

2.9 

3 

Groton 

G.  P.  Wells,  Shattuck  Field 

0 

38 

6.3 

36 

51 

6.3 

9$1 

&a>4 

.22 

13. 

16 

15. 

132 

.01 

0.3 

3 

Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  Water  Sources  for  Year  19  72 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

"E. 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

0) 
0] 
01 

c 
<d 

w 
c 

CO 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Groton 

Dug  Well 

0 

18 

6.6 

4o 

44 

1.4 

.41 

.30 

13. 

7 

8.0 

107 

.03 

0.1 

3 

Groton  School,  Storage  tank 

0 

20 

6.6 

36 

48 

5.7 

1.8 

.03 

.00 

13- 

14 

12. 

123 

.00 

0.3 

3 

Groveland 

G.  P.  Well 

X 

1  o 

6.7 

46 

66 

7  0 

1  4 

~*i7> 

.06 

16. 

26 

12. 

175 

.00 

0.4 

3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  Water  Sources  for  Year  19  72 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

Manganese 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Hadley 

New  G.  P.  Well 

0 

0 

8.0 

79 

102 

7.0 

1.2 

.00 

.00 

14. 

38 

7.5 

2>8 

.00 

2.2 

2 

New  G.  P.  Well  #2 

0 

0 

7.9 

80 

104 

7.0 

1.2 

.00 

.00 

15. 

35 

7.8 

238 

.00 

2.0 

2 

Halifax 

G.  P.  Well  #1 

0 

10 

6.6 

32 

32 

11. 

1.1 

.79 

.45 

22. 

6 

14. 

118 

.13 

0.1 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

3 

6.7 

35 

>6 

11. 

1.1 

.61 

.34 

22. 

6 

14. 

122 

.10 

0.1 

3 

Hamilton 

School  St.  Well,  Tap  in  P.  S. 

0 

3 

6.6 

71 

123 

20. 

2.1 

.02 

.01 

17. 

34 

50. 

323 

.00 

1.8 

3 

Patton  G.  P.  Well,  Tap  in  P.  S. 

0 

7 

6.7 

54 

73 

14. 

1.1 

.10 

.31 

16. 

24 

27. 

215 

.00 

0.1 

3 

Pleasant  Pond,  Caisson  Well 

0 

9 

7.4 

116 

131 

12. 

1.5 

.16 

.09 

15. 

37 

18. 

297 

.00 

0.4 

3 

Hanover 

G.  P.  Well  #1,  Hanover  St. 

1 

38 

£.  it 

6.4 

18 

56 

25. 

1.5 

.12 

.01 

14. 

36 

43. 

225 

.00 

1.5 

3 

G.  P.  Well  #2,  Hanover  St. 

0 

50 

5.9 

14 

45 

12. 

0.9 

.09 

.02 

16. 

5.1 

20. 

165 

.00 

0.7 

3 

G.  P.  Well  #1,  Pond  St. 

1 

502 

6.0 

3.2 

1*2 

34. 

1.3 

10. 

1.1 

16. 

28 

59. 

243 

•  35 

0.0 

3 

G.  P.  Well  #2,  Pond  St. 

0 

180 

6.2 

2.8 

54 

33. 

1.6 

.84 

1.2 

17. 

17 

61. 

265 

.08 

1.1 

2 

Tindale  G.  P.  Well  #1 

0 

0 

6.2 

34 

kk 

12. 

0.8 

.18 

.07 

15. 

2h 

22. 

150 

.00 

o.e 

3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  V.'ater  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  V.'ater  Sources  for  Year  19  72 


3ity  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

"E. 

lilligrans 

per  Liter 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

CJ 
10 
CI 

<o 

to 
c 
<c 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

7*; 

C 
■H 

C 
O 
1 

1 

Nitrate  N 

Hanover 

Tindale,  G.  P.  Well  #2 

3 

293 

5.9 

17 

83 

2.0 

2.1 

0.7 

17. 

75 

51. 

317 

.02 

0.3 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

53 

6.0 

16 

52 

20. 

0.9 

.16 

.02 

15. 

40 

35. 

203 

.00 

1.2 

3 

Hardwick  (Oilbertville) 

Tap  from  G.  P.  Well  "New  Braintree" 

0 

0 

6.7 

22 

23 

3.0 

O.O 

.00 

.00 

0 
y 

0  n 
9.0 

Ol 

.00 

■x 

J 

Hardwick  (Wheelwright  Wat)  Tap  in  P.  S.  Tubular  Wells 

0 

3 

7.0 

21 

29 

5.0 

1.2 

.01 

.00 

14. 

4 

9.0 

87 

.00 

0.3 

3 

Hardwick  (Water  Uaers) 

Tubular  Wells  from  Tap 

3 

2 

7.0 

76 

87 

12. 

3.0 

.03 

.00 

13. 

25 

32. 

300 

.00 

2.9 

3 

Harvard 

Tubular  Wells,  Tap  in  District 

0 

3 

6.1 

18 

28 

6.3 

1.4 

.02 

.00 

12. 

13 

7.3 

90 

.00 

0.7 

3 

New  Drilled  Well 

0 

3 

6.9 

65 

93 

16. 

1.3 

.04 

.01 

13. 

13 

39. 

253 

.00 

0.8 

3 

Harwich 

G.  P.  Wells,  Tap  in  Old  P.  S. 

0 

0 

6.3 

7 

10 

10. 

0.6 

.00 

.01 

7.6 

4 

17. 

72 

.00 

0.1 

2 

G.  P.  Well  #1 

0 

3 

6.3 

14 

18 

10. 

0.7 

.00 

.23 

15. 

7 

15. 

82 

.03 

0.1 

2 

G.  P.  Well  #2 

0 

0 

6.1 

9 

13 

10. 

0.9 

.00 

.00 

8.0 

4 

17. 

78 

.00 

0.5 

1 

G.  P.  Well  #3 

0 

0 

6.0 

7 

14 

10. 

0.7 

.02 

.00 

10. 

7 

15. 

80 

.00 

0.2 

1 

G.  P.  Wells  #5 

0 

3 

6.4 

9 

9 

11. 

0.5 

.00 

.01 

6.7 

4 

17. 

71 

.00 

0.0 

1 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  Water  Sources  for  Year  1972 


:ity  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

lilliRrams 

per  Liter 

No.  of  Sanples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

in 
o 

« 

CO 

c 

CC 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec .  Cond . 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Harwich 

Tap  on  System,  Police  Station 

1 

5 

6.3 

16 

18 

10. 

0.7 

.11 

.18 

15. 

5 

15. 

88 

.01 

0.1 

1 

Supt.  Residence,  Lathrop  Avenue 

1 

0 

6.8 

26 

34 

10. 

0.6 

.04 

.01 

10. 

7 

16. 

110 

.00 

0.1 

1 

Hatfield 

G.  P.  Well,  Linseed  Road 

0 

0 

7.7 

98 

58 

21. 

1.0 

.02 

.09 

11. 

20 

2.5 

195 

.0** 

0.0 

1 

Hingham 

Pulling  Mill,  P.  S.  Treated  Water 

0 

13 

7.0 

48 

56 

17. 

0.8 

.12 

.16 

11. 

11 

30. 

182 

.00 

0.6 

3 

G.  P.  Well,  Scotland  St. 

0 

7 

6.4 

35 

72 

14. 

0.9 

.02 

.05 

18. 

46 

19. 

197 

.00 

1.1 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

7 

6.9 

43 

62 

17. 

1.0 

.11 

.14 

13. 

20 

27 

197 

.00 

0.7 

3 

Holden 

Well,  Spring  St.  Gravel  Packed 

86 

235 

5.6 

12 

45 

13. 

1.8 

15. 

.88 

8.4 

37 

30. 

170 

.24 

0.0 

2 

G.  P.  Well,  Tap  in  P.  S. 

0 

0 

6.3 

15 

17 

9.0 

1.1 

.07 

.00 

12. 

2 

14. 

93 

.00 

0.5 

3 

Mill  St.  Tubular  Well  Field 

0 

0 

6.4 

19 

16 

9.0 

1.0 

.00 

.01 

17. 

3 

15. 

98 

.00 

0.6 

2 

Holliston 

G.  P.  Well  #1,  Tap  in  P.  S. 

0 

0 

6.7 

37 

44 

9.0 

1.4 

.04 

.34 

11. 

6 

17. 

133 

.04 

0.5 

3 

G.  P.  Well  #2,  Tap  in  P.  S. 

0 

6 

6.1 

23 

50 

26. 

1.7 

.04 

.05 

14. 

9 

46. 

233 

.00 

2.0 

3 

G.  P.  Well  #3,  Tap  in  P.  S. 

1 

1* 

6.4 

37 

51 

10. 

3-0 

.42 

.16 

20. 

17 

18. 

159 

.03 

0.1 

3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  Water  Sources  for  Year  19  72 


3ity  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Sanples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

H 
ta 

01 

c 
ca 

H 

c 
re 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Holliston 

G.  P.  Well  #4,  Tap  in  P.  S. 

1 

10 

6.1 

22 

42 

9.3 

2.0 

.14 

.15 

17. 

17 

13. 

129 

.01 

0.1 

3 

Holyoke 

22 

Driven  Well  at  Wolohara  Site  off  Rt 

0 

2 

6.9 

53 

35 

4.0 

0.2 

.02 

.00 

14. 

8 

3.3 

87 

.00 

0.0 

3 

Hopedale 

Tubular  Wells,  Tap  in  P.  S. 

0 

10 

7.8 

101 

36 

50. 

1.8 

.19 

.05 

14. 

18 

17. 

232 

.01 

1.4 

3 

G.  P.  Well  near  Mill  River 

1 

22 

8.0 

123 

20 

73. 

1.2 

.78 

.47 

14. 

12 

20. 

363 

.10 

0.2 

3 

Hopkington 

G.  P.  Well  #2,  Fruit  St.  Station 

1 

8 

6.4 

26 

35 

15. 

1.1 

.16 

.05 

14. 

9 

25. 

144 

.00 

0.7 

3 

Hudson 

Kane  Well 

0 

0 

6.0 

19 

38 

!3. 

2.8 

.11 

.04 

16. 

12 

22. 

148 

.01 

2.0 

3 

Ipswich 

Winthrop  G.  P.  Well 

3 

62 

6.5 

42 

53 

14. 

1.3 

0.7 

0.8 

15. 

12 

23. 

177 

.06 

0.4 

3 

XJ-i  «4>Viw%n    ^T*aua1     flowol  nnoH    Wol  1 

wintnrop  uravoi  wjvciu^cu  w e ii 

3 

48 

6.4 

42 

53 

14. 

1.3 

0.7 

0.8 

19. 

13 

22. 

179 

.06 

0.4 

3 

Brown  G.  P.  Well 

0 

25 

6.6 

59 

73 

17. 

1.5 

.18 

.09 

13. 

18 

24. 

223 

.02 

0.2 

3 

Kingston 

G.  P.  Well  #1,  Soule  Pond 

0 

3 

6.4 

21 

14 

8.0 

0.8 

.07 

.20 

14. 

5 

11. 

74 

.02 

0.1 

3 

0.  P.  Well  #2,  South  Pond 

0 

5 

6.3 

16 

13 

7.7 

0.8 

.02 

.06 

15. 

5 

10. 

69 

.01 

.01 

3 

G.  P.  Well  #3,  Winthrop  St. 

0 

2 

6.0 

11 

24 

26. 

l.l 

.03 

.07 

13. 

6 

44. 

174 

.00 

0.6 

3 
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Analysis  of  the  U'ater  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  V.'ater  Sources  for  Year  1972 


-ity  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

a 

Iillif»rams 

per  Liter 

No.  of  Sanples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 

n 

Q> 

C 
CO 

ta 
c 

_CC 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Kingston 

Tap  on  System 

0 

2 

6.2 

18 

18 

13. 

1.0 

.03 

.13 

14. 

5 

23. 

113 

.01 

0.3 

3 

Lakeville  -  Hospital 

G.  P.  Well,  Raw 

0 

3 

5.8 

19 

41 

8.5 

1.7 

.44 

.09 

16. 

27 

9.0 

133 

.02 

1.3 

2 

G.  P.  Well  -  Treated 

0 

15 

7.5 

97 

41 

44. 

2.0 

.82 

.04 

16. 

29 

9.3 

255 

.01 

1.3 

2 

Buena  Vista  Shores,  Drilled  Well 

0 

0 

6.1 

36 

59 

17. 

1.7 

.02 

.15 

14. 

14 

28. 

205 

.30 

5.7 

1 

Lancaster 

Tap  in  Town 

0 

0 

6.9 

30 

31 

5.3 

0.5 

.00 

.00 

15. 

6 

5.5 

85 

.00 

0.6 

3 

G.  P.  Well  in  P.  S. 

0 

0 

6.8 

27 

32 

5.3 

0.5 

.01 

.00 

15. 

6 

5.2 

85 

.00 

0.7 

3 

Lanesbo rough 

G.  P.  Wells 

0 

0 

7.6 

194 

215 

8.7 

1.0 

.01 

.00 

5.5 

8 

16. 

363 

.00 

0.9 

3 

Drilled  Well  Ml 

0 

0 

6.3 

26 

48 

7.0 

2.8 

.10 

.00 

12. 

14 

14. 

130 

.00 

3.0 

1 

Drilled  Well  #2 

0 

0 

7.4 

94 

99 

13. 

2.5 

.05 

.06 

15. 

18 

25. 

255 

.00 

0.6 

2 

Drilled  Well  #3 

0 

3 

7.5 

81 

88 

13. 

2.2 

.01 

.01 

14. 

20 

13. 

208 

.00 

0.5 

2 

Drilled  Well  #4 

0 

3 

7.8 

88 

65 

13. 

1.8 

.00 

.01 

7 

4.2 

182 

.00 

0.0 

3 

Jim  Dandy  Dug  Well 

0 

0 

6.6 

18 

31 

5.6 

2.6 

.01 

.01 

14. 

7 

9.3 

100 

.00 

2.9 

2 
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Analysis  of  the  Va 
Averages  of  Chemical  Analyses  i 


ter  of  Public  Water  S' 
of  Ground  Water  Sourc 


luppl  ies 
:es  for  Yea 


r  19  72 


-ity  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

... 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

0) 

m 

c 
to 
ec 
c 
re 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Leominster 

South  East  Well  Pield 

0 

5 

6.5 

11 

16 

3.0 

0.8 

.00 

.00 

11. 

23 

5.0 

50 

.00 

0.3 

1 

Lincoln 

G.  P.  Well,  Tower  Road 

0 

10 

6.8 

5 

12 

5.0 

0.7 

.13 

.13 

0.6 

11 

6.0 

52 

.00 

0.0 

1 

Littleton 

New  G.  P.  Well 

0 

0 

5.8 

10 

39 

15. 

2.3 

.02 

.12 

13. 

21 

39- 

167 

.00 

0.7 

3 

Lowell 

Tubular  Well  at  Lowell  Gen  Hosp. 

0 

1 

6.7 

86 

126 

11. 

3.1 

.01 

.00 

17 

29 

29. 

290 

.01 

2.3 

3 

Lunenburg 

Tap  in  Town  Hall 

5 

0 

6.4 

20 

46 

14. 

2.4 

.04 

.03 

15. 

16 

29. 

194 

.07 

0.3 

3 

G.  P.  Well  #1 

0 

15 

6.1 

16 

52 

22. 

3-9 

.06 

.04 

15. 

21 

45. 

213 

.00 

0.7 

3 

G.  P.  Well  #2 

0 

2 

6.2 

13 

37 

12. 

3-0 

.01 

.01 

14. 

13 

27. 

138 

.00 

0.4 

3 

n      p      Wal  T    n'f  t  T  anrantor   A  VP 

Vj«     r  •     Well     Ul  1     bOJlLao  UCl     nv  c  * 

0 

8 

6.2 

16 

42 

15. 

1.8 

.08 

.06 

14. 

19 

30. 

158 

.00 

0.2 

3 

Lynnf ield 

Tap  in  Phillips  Road  P.  S. 

0 

22 

7.0 

108 

128 

23. 

2.5 

.15 

.13 

20. 

23 

33. 

332 

.00 

4.6 

3 

G.  P.  Well  #1 

0 

8 

6.6 

39 

63 

21. 

1.9 

.01 

.00 

14. 

15 

42. 

245 

.00 

1.8 

3 

Manchester 

New  G.  P.  Well  #1  near  P.  S. 

0 

0 

6.4 

30 

57 

20. 

2.1 

.02 

.09 

17. 

20 

33- 

205 

.00 

1.2 

3 

Mansfield 

G.  P.  Well  #1  near  main  P.  S. 

0 

3 

6.0 

9 

19 

6.7 

0.8 

.02 

.00 

11. 

7 

10. 

72 

.00 

0.3 

3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  Water  Sources  for  Year  l?f 2 


)ity  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

1 

lillifirams 

per  Liter 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

a 

to 

0) 

C 
X 

CO 

c 

CO 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Mansfield 

G.  P.  Well  #2,  W.  Mansfield 

0 

5 

6.2 

20 

37 

10. 

0.9 

.03 

.26 

11. 

10 

23. 

120 

.00 

0.8 

2 

G.  P.  Well  #3,  W.  Mansfield 

0 

5 

6.3 

16 

32 

7.8 

0.9 

.00 

.01 

12. 

9 

14. 

98 

.00 

1.0 

2 

Manchester 

G.  P.  Well  #4 

1 

5 

6.2 

14 

34 

14. 

0.7 

.28 

.32 

11. 

4 

34. 

130 

.00 

0.0 

1 

G.  P.  Well  #5 

2 

15 

6.4 

24 

66 

7.0 

0.5 

.46 

.55 

17. 

5 

37. 

160 

.03 

0.0 

1 

Dug  Wells 

0 

9 

6.4 

16 

24 

7.5 

0.9 

.02 

.00 

11. 

8 

13. 

86 

.00 

0.4 

2 

Tap  in  Town  Hall 

0 

3 

6.2 

20 

36 

9.1 

0.7 

.01 

.14 

12. 

5 

22. 

131 

.00 

0.5 

3 

Marion 

G.  P.  Well  #1  West  -  Rochester 

0 

15 

6.0 

13 

15 

12. 

1.3 

.33 

.05 

9.5 

7 

14. 

97 

.01 

0.4 

4 

G.  P.  Well  #2  East  -  Rochester 

2 

30 

5.9 

14 

18 

9.3 

1.3 

.94 

.14 

9.1 

8 

13. 

89 

.02 

0.3 

3 

Tubular  Wells  off  Mary's  Pond  Road 

1 

7 

6.2 

25 

21 

9.5 

1.4 

.15 

.01 

13. 

7 

10. 

19 

.01 

0.3 

4 

Tubular  Well,  P.  S.  Road 

0 

5 

6.2 

20 

18 

7.2 

1.1 

.04 

.01 

9.8 

7 

7.1 

82 

.00 

0.4 

4 

Tap  on  System 

3 

15 

6.2 

16 

18 

8.0 

1.1 

.28 

.01 

10. 

7 

9.5 

85 

.01 

0.4 

4 

Marshfield 

Tubular  Wells 

0 

3 

6.3 

17 

20 

13. 

0.8 

.11 

.01 

16. 

2 

24. 

104 

.00 

0.4 

2 

G.  P.  Well  #1,  Furnace  Brook 

0 

0 

6.2 

21 

53 

26. 

1.0 

.02 

.00 

17. 

5 

55- 

230 

.00 

1.1 

1 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  Water  Sources  for  Year  19  72 


^ity  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

i 

lillifirams 

per  Liter 

No.  of  Sanples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

3 

•H 
V) 
0) 

to 
u 

o 
e. 

Iron 

01 

to 

01 

c 

CO 

00 

CO 

Silica 

Sulfate 

Chloride  J 

Spec.  Cond. 
Oticromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Marshfield 

G.  P.  Well  #2,  Furnace  Brook 

0 

0 

6.1 

13 

31 

25. 

1.0 

.03 

.07 

17. 

5 

42. 

175 

.00 

0.9 

1 

G.  P.  Well  #3,  Main  *  Furnace  Sts. 

0 

0 

6.0 

10 

32 

24. 

1.0 

.10 

.01 

17. 

0 

49. 

178 

.00 

0.3 

2 

G.  P.  Well  #4,  Wheeler  Pit 

0 

0 

6.2 

17 

21 

12. 

0.5 

.04 

.02 

17. 

0 

17. 

98 

.00 

0.8 

2 

Tap  in  Town  Hall 

0 

5 

6.3 

25 

35 

19. 

1.1 

.03 

.01 

16. 

0 

35. 

163 

.01 

0.6 

2 

M*  ah  pee 

G.  P.  Well  #1,  High  Wood  WaterCo. 

0 

10 

6.3 

9 

12 

10. 

0.6 

.29 

.02 

7.8 

6 

15. 

70 

.01 

0.1 

3 

G.  P.  Well  #2,  High  Wood  Water  Co. 

0 

2 

6.1 

8 

10 

9.0 

0.6 

.01 

.00 

9.8 

3 

14. 

67 

.00 

0.2 

3 

Tap  on  System 

0 

7 

7.7 

25 

24 

9.0 

0.8 

.06 

.00 

10. 

3 

14. 

100 

.00 

0.2 

3 

Ma  l  uA  po  1  aftXt 

Tnhul  «T-  Wall  it? 

0 

3 

6.5 

18 

23 

7.5 

1.9 

.02 

.00 

15. 

7 

10. 

85 

.00 

0.3 

2 

G.  P.  Well  #3 

1 

13 

6.4 

13 

19 

7.0 

1.0 

.18 

.02 

11. 

10 

9.5 

80 

.00 

0.3 

2 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.4 

16 

23 

6.5 

1.1 

.02 

.00 

12. 

7 

8.8 

75 

.00 

0.4 

2 

Maynard 

G.  P.  Quirk  Well 

0 

12 

6.3 

17 

42 

12. 

2.0 

.30 

.06 

18. 

29 

18. 

146 

.02 

0.9 

1 

Army  Well 

0 

25 

6.1 

20 

15 

13. 

0.7 

1.8 

.12 

15. 

5 

17. 

90 

.00 

0.1 

1 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Checiical  Analyses  of  Ground  Water  Sources  for  Year  19  72 


:ity  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

lillifirams 

per  Liter 

No.  of  Sanples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 

in 
01 
E 
CO 
H 
C 
(0 

Silica 

Sulfntc 

Chloride 

E 
o 

• 

-a 

c  tn 
o  o 

O  X 
E 

•  o 

o  u 

HI  u 
D. 

m  ~ 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Medfield 

State  Hosp.  Tub.  Wells,  Tap  in  P.S. 

0 

5 

7.2 

56 

39 

20. 

0.7 

.03 

.05 

16. 

9 

14. 

15* 

.00 

0.8 

3 

"         "      Tap  on  System 

1 

13 

7.9 

51 

38 

17. 

0.6 

.18 

.01 

15. 

12 

14. 

153 

.01 

0.4 

3 

Medfield 

G.  P.  Well  #1,  Tap  in  P.  S. 

0 

0 

6.9 

59 

4l 

31. 

l.i 

.00 

.00 

17. 

19 

40. 

290 

.00 

3.8 

1 

G.  P.  Well  #2,  Charles  R.  P.  S. 

0 

3 

6.6 

35 

64 

18. 

0.9 

.06 

.01 

16. 

13 

40. 

233 

.00 

4.1 

3 

G.  P.  Well  #3,  Elm  Street 

0 

3 

7.3 

39 

32 

16. 

0.6 

.00 

.00 

15. 

12 

13- 

147 

.00 

0.6 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

2 

7.* 

43 

32 

16. 

0.6 

.18 

.12 

15. 

12 

14. 

147 

.00 

0.6 

3 

Medvay 

G.  P.  Well,  Tap  in  P.  S. 

0 

2 

6.7 

33 

*5 

13. 

1.2 

.03 

.00 

17. 

13 

25. 

168 

.00 

1.3 

3 

G.  P.  Well,  Oakland  St.  P.  S. 

1 

17 

6.0 

16 

38 

12. 

1.6 

0.4 

.14 

15. 

9 

21. 

157 

.04 

4.3 

3 

Merriraac 

Tub.  Wells,  Tap  in  P.  S. 

8 

58 

6.1 

24 

5* 

16. 

2.2 

1.5 

.64 

15. 

27 

35. 

192 

.08 

0.4 

3 

Middlebo rough 

Dug  Well,  Raw  Water 

3 

19 

6.2 

21 

49 

39. 

1.9 

.55 

.22 

14. 

16 

41. 

270 

.00 

1.6 

3 

Outlet  of  Coke  Filter 

2 

Ik 

7.1 

22 

49 

37. 

1.9 

.32 

.10 

12. 

16 

57. 

267 

.01 

1.8 

3 

Pinal  Effluent,  Sand  Filters 

0 

1 

6.8 

22 

50 

40. 

1.8 

.07 

.00 

12. 

14 

65. 

265 

.00 

1.7 

3 
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3ity  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Sanples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 
Ifl 

111 
B 
<s 
eo 
c 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

& 
u 

-3 

O  O 
O  X 
E 
•  O 
u  >- 
OJ  u 

t^r  s 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Middle bo rough 

Rock  Village  Sta.  G.  P.  Well  #1 

0 

0 

6.1 

11 

21 

27. 

1.4 

.03 

.01 

13. 

8 

47. 

170 

.00 

1.3 

3 

G.  P.  Well  #2,  Rock  Village 

0 

6 

5.9 

10 

23 

27. 

1.6 

.01 

.02 

12. 

7 

41. 

172 

.00 

1.3 

3 

G.  P.  Well  #3,  East  Main  St. 

11 

15 

6.2 

18 

26 

7.7 

1.8 

1.3 

.07 

14. 

15 

20. 

101 

.05 

1.2 

3 

G.  P.  Well  #4,  Tispaquin 

0 

3 

5.9 

10 

21 

19. 

1.8 

.02 

.03 

13. 

9 

30. 

137 

.00 

0.6 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

3 

6.1 

15 

25 

19. 

1.7 

.05 

.06 

13. 

9 

27. 

147 

.00 

1.1 

3 

Mil ford 

Dilla  St.  Well 

5 

47 

6.2 

33 

37 

16. 

1.6 

2.8 

.71 

18. 

5 

19. 

148 

.05 

0.3 

2 

Millbury 

Dug  Wells,  Tap  in  P.  S. 

0 

4 

5.8 

14 

25 

18. 

1.4 

.06 

.23 

9.5 

9 

29. 

148 

.00 

0.5 

3 

uorixy  rona,  u.  r.  wei± 

0 

3 

s  8 

18 

68 

52. 

2.7 

.02 

.18 

12. 

18 

110. 

390 

.00 

1.4 

3 

Oak  Pond,  G.  P.  Well 

0 

2 

5.8 

18 

66 

59. 

2.7 

.01 

.18 

13. 

17 

103. 

380 

.00 

1.4 

3 

Jacques  Curve  Well  #2 

1 

5 

6.8 

86 

63 

Ill, 

4.0 

.21 

.48 

15. 

19 

89. 

440 

0.9 

2.8 

3 

Millis 

G.  P.  Well  #1 

0 

18 

6.6 

41 

77 

13. 

1.5 

.02 

.03 

17. 

24 

31. 

225 

.00 

1.9 

3 

G.  P.  Well  #2 

0 

49 

6.5 

38 

75 

15. 

1.5 

.04 

.16 

15. 

26 

34. 

230 

.00 

1.5 

3 
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"ity  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

"E. 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

■ 

01 

e 

CO 

CO 

c 

CO 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond . 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Millie 

Tap  in  Town  Hall 

0 

22 

6.7 

41 

74 

14. 

1.4 

.07 

.02 

18 

22 

29. 

225 

.00 

1.8 

2 

Monson  State  Hospital 

Tub.  Wells  before  treatment 

0 

0 

6.3 

22 

28 

7.0 

2.2 

.02 

.01 

18. 

14 

14. 

99 

.00 

0.7 

3 

G.  P.  Well,  Tap 

0 

0 

6.3 

22 

30 

7.0 

2.3 

.03 

.02 

20. 

15 

8.0 

102 

.00 

0.7 

3 

Monson 

G.  P.  Well,  Bunyon  Road 

0 

6 

6.3 

15 

27 

5.3 

1.6 

.01 

.00 

16. 

7 

8.8 

88 

.00 

0.7 

3 

G.  P.  Well  off  Palmer  Road 

0 

15 

6.4 

20 

48 

10. 

3.0 

.03 

.02 

15. 

9 

31. 

170 

.02 

2.6 

1 

Montague 

G.  P.  Well  off  Central  St. 

0 

0 

7.5 

62 

74 

4.0 

1.5 

.05 

.23 

17. 

15 

*.5 

155 

.00 

0.0 

3 

Springs,  Tap 

0 

2 

6.5 

23 

36 

4.0 

0.7 

.01 

.00 

14. 

9 

10. 

91 

.00 

0.5 

3 

Monterey 

Artesian  Well 

0 

0 

7.3 

97 

3 

77. 

0.3 

.11 

.00 

7.6 

11 

37. 

290 

.00 

0.1 

1 

Nantucket 

Siasconset  Water  Dept.  Dug  Wells 

0 

2 

6.4 

27 

32 

13. 

1.1 

.10 

.01 

9.9 

5 

31. 

133 

.00 

0.9 

3 

"  G.P.Wells, Tap  in  P.S 

,  0 

2 

6.6 

31 

38 

14. 

1.5 

.14 

.02 

11. 

7 

31. 

143 

.00 

1.0 

3 

Tap  on  System 

0 

7 

6.6 

27 

32 

14. 

1.2 

.04 

.00 

9.1 

5 

21. 

137 

.00 

0.9 

3 

Wannacomet  W.  Co.  Tap  on  System 

0 

3 

6.7 

21 

27 

14. 

0.6 

.09 

.00 

7.5 

1 

21. 

123 

.01 

0.4 

2 
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I i  t y  or  Town 

Sour c  e 

Turbidity 

Color 

c 

lilligrans 

per  Liter 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

II 

<B 

m 
c 
a 

CO 

c 

V 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Mlcromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

N  An  t  nckf*  t 

Tubular  Wells,  Wyers  Valley 

0 

3 

6.7 

20 

27 

14. 

0.6 

.07 

.00 

7.6 

0 

11. 

121 

.01 

0.4 

2 

Natick 

0.  P.  Well,  Morses  Pond,  Rogers  Res 

0 

2 

6.3 

27 

101 

77. 

2.2 

.03 

.11 

11. 

18 

133 

467 

.00 

1.4 

3 

G.P.  Well  1,  Pine  Oaks  after  trtmnt 

0 

4 

6.6 

55 

110 

19. 

1.9 

.00 

.30 

18. 

22 

58. 

311 

.00 

0.7 

3 

G.  P.  Well  j^3  before  treatment 

0 

0 

6.8 

66 

113 

22. 

2.1 

.01 

.41 

17. 

24 

58. 

321 

.00 

0.3 

3 

G.  P.  Wells  1,2,3  after  treatment 

0 

3 

6.7 

56 

112 

18. 

2.0 

.00 

.22 

18. 

21 

55- 

301 

.00 

0.7 

2 

G.  P.  Well  #3,  Springvale 

0 

2 

7.2 

60 

92 

30. 

2.6 

.01 

.06 

13. 

19 

60. 

304 

.01 

0.4 

3 

G.  P.  Well  #4,  Springvale 

0 

2 

7.2 

59 

89 

29. 

2.7 

.02 

.30 

13. 

17 

55. 

300 

.02 

0.3 

3 

G.  P.  Well  #5,  Springvale 

0 

2 

7.0 

64 

89 

5*. 

2.8 

.01 

.36 

12. 

8  . 

59. 

311 

.01 

0.8 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

4 

6.9 

51 

92 

31. 

2.4 

.01 

.01 

14. 

16 

64. 

324 

.00 

0.7 

3 

Dug  Well,  Springvale 

0 

2 

7.0 

57 

86 

28. 

2.7 

.01 

.32 

12. 

13 

55.. 

307 

.01 

0.7 

3 

Needham 

G.  P.  Well  #2,  Charles  River  P.  S. 

0 

0 

6.9 

64 

81 

15. 

1.3 

.01 

.01 

15. 

10 

33. 

227 

.00 

0.5 

3 

G.  P.  Well  #3  Charles  River  P.  S. 

0 

2 

6.6 

46 

66 

18. 

1.4 

.01 

.01 

18. 

10 

35. 

217 

.00 

0.8 

3 
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3ity  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

1 

tilligrams 

per  Liter 

No.  of  Sanples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 

a 
01 
c 
id 

CO 

B 
(C 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

New  Braintree 

Drilled  wens  &t  rioneer  vaiiey  hc» 

0 

0 

9 

14 

4.0 

0.9 

.07 

.02 

16. 

6 

5.6 

5* 

.01 

0.2 

3 

Newbury 

lap  in  near  mi  a  01  uisx.  oysT-ein 

0 

3 

7  0 

65 

81 

8.3 

1.6 

.00 

.00 

16. 

21 

22. 

198 

.00 

0.4 

3 

Tubular  Wells,  Tap  in  r.  5. 

0 

18 

7  (s 

( »o 

138 

132* 

15. 

2.8 

.33 

.01 

14. 

23 

21. 

340 

.00 

1.2 

1 

Newbury port 

Old  G.  P.  Well  #1,  Perry  Road  P.S. 

0 

0 

00 

25 

53 

11. 

1.9 

.01 

.03 

16. 

13 

29. 

169 

.00 

1.1 

3 

New  G.  P.  Well  #2,  Perry  Road 

0 

1 

0.0 

44 

127 

16. 

3.3 

.01 

.06 

15. 

44 

70. 

350 

.00 

1.1 

3 

New  Marlborough 

Spring,  Tap  on  System,  Mill  River 

0 

7 

o.o 

171 

166 

5.3 

1.3 

.14 

.01 

8.9 

10 

4.7 

300 

.00 

0.2 

3 

NoriolK  (MCI ; 

Dug  wen 

1 

5 

6  4 

29 

37 

5.6 

0.7 

.09 

.01 

15. 

17 

5.2 

105 

.00 

0.5 

3 

G.  P.  Well,  Raw 

9 

45 

6.3 

25 

48 

7.0 

2.1 

.14 

16. 

39 

13. 

152 

.05 

0.2 

2 

G.  P.  Well,  Treated 

0 

2 

7.7 

73 

96 

7.0 

1.0 

.02 

.08 

16. 

27 

14. 

213 

.04 

0.2 

3 

Tap  on  System 

0 

0 

6.7 

38 

5* 

7.5 

1.2 

.02 

.03 

14. 

17 

12. 

149 

.00 

0.3 

2 

Tubular  Wells 

0 

8 

6.2 

18 

30 

8.0 

0.6 

.02 

.04 

12. 

12 

12. 

100 

.00 

0.3 

3 

Norfolk 

MCI  4  Wrentham  State  School 

28. 

Tap  on  System 

0 

3 

7.5 

49 

65 

18. 

1.4 

.02 

.^00 

19. 

10 

210 

.00 

2.0 

2 
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Z i  Cy  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

"E. 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Sanples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 
01 

c 

TO 

CO 

c 

TO 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

No  rf o lk  ( Pondvi lie 

Hos.)  Tubular  4  Dug  Wells 

1 

7 

6.5 

24 

79 

21. 

1.0 

.09 

.00 

19. 

14 

63. 

267 

.00 

0.9 

3 

Non"tb>  Adam  8 

New  G.  P.  Well 

2 

2? 

7.1 

96 

91 

2.5 

0.8 

.23 

.01 

3-9 

12 

1.8 

180 

.00 

0.1 

2 

G.  P.  Well  #1 

0 

0 

6.8 

31 

39 

5.7 

1.1 

.00 

.00 

18. 

5 

11. 

113 

.00 

1.4 

3 

No*   At. "hi  f»h)Or*o 

Dug  Well,  Tap  in  P.  S. 

0 

14 

7.4 

64 

40 

38. 

1.5 

.08 

.08 

11. 

21 

26. 

220 

.01 

0.6 

3 

Caisson  Well  #1 

0 

7 

5.9 

14 

38 

36. 

1.7 

.02 

.02 

12. 

16 

50. 

225 

.01 

1.6 

3 

Caisson  Well  #2 

0 

5 

5.8 

11 

38 

29. 

1.8 

.03 

.02 

10. 

15 

44. 

207 

.01 

1.0 

3 

Caisson  Well  #3 

0 

2 

6.0 

19 

52 

19. 

1.4 

.00 

.01 

11. 

23 

32. 

202 

.01 

2.0 

3 

G.  P.  Well  #5,  Kelly  Blvd. 

0 

2 

6.4 

40 

55 

18. 

0.7 

.01 

.03 

14. 

14 

31. 

195 

.01 

0.2 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

12 

7.0 

58 

39 

39. 

1.5 

.07 

.05 

11. 

18 

29. 

232 

.01 

0.8 

3 

King's  Grant  Est. Water  Co.G.P.  Well 

0 

0 

6.2 

21 

44 

6.7 

0.7 

.01 

.00 

15. 

10 

12. 

123 

iOQ 

3.7 

Tap  on  System,  998  Lincoln  Drive 

0 

0 

6.5 

31 

53 

6.7 

0.7 

.01 

.00 

17. 

13 

9.2 

142 

.00 

3.9 

3 

North bo ro 

Brigham  St.  G.  P.  Well 

1 

15 

6.5 

38 

61 

10. 

3.0 

.40 

.08 

18. 

24 

12. 

188 

.00 

3.2 

3 
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-ity  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

lilligrams 

per  Liter 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 
CO 

01 

c 
CO 

c 

CO 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

North bo ro 

Lyman  St.  G.  P.  Well 

0 

9 

6.4 

31 

41 

9.0 

2.7 

.24 

•  it 

16. 

14 

12. 

147 

.02 

0.5 

3 

Crawford  St.  G.  P.  Well 

0 

0 

6.3 

22 

35 

0.8 

1.3 

.04 

("M"> 

12. 

15 

18. 

124 

.00 

0.2 

3 

Northbridge 

Tub.  Wells  at  Meadow  Pond  P.  S. 

0 

12 

6.2 

24 

27 

10. 

1.1 

.54 

•  o 

12. 

1 

16. 

111 

.04 

0.3 

3 

Tub.  Wells  at  Cook  Allan  Rea.  P.S. 

0 

3 

5.9 

6 

9 

4.3 

0.4 

.02 

7.8 

2 

6.0 

42 

.00 

0.2 

3 

New  G.  P.  Well 

1 

27 

6.3 

24 

24 

7.0 

1.1 

0.9 

.61 

14. 

7 

6.5 

87 

.22 

0.2 

3 

North  Reading 

G.  P.  4  Tubular  Wells,  Skug  River 

0 

20 

6.0 

19 

33 

15. 

2.5 

.14 

.12 

14. 

15 

23. 

149 

.03 

1.0 

3 

G.  P.  Well  #1,  Martin's  Pond 

0 

25 

6.3 

35 

58 

27. 

2.3 

1.0 

.34 

19. 

10 

50. 

260 

.06 

0.8 

3 

G.  P.  Well  #2,  Martin's  Pond 

1 

17 

6.3 

28 

56 

28. 

2,3 

1.8 

.39 

19. 

14 

53. 

277 

.05 

0.7 

3 

G.  P.  Well,  Purbush  Pond 

0 

60 

6.1 

29 

64 

20. 

1.8 

.25 

.48 

19. 

18. 

40. 

253 

.23 

0.1 

3 

Rehabilitation  Center,  Tub.  Wells 

0 

0 

6.4 

24 

47 

13. 

1.4 

.11 

.06 

17. 

30 

20. 

155 

.00 

1.1 

2 

Norton 

G.  P.  Well  #1,  Pine  St.  P.  S. 

0 

0 

6.2 

17 

27 

7.0 

0.9 

.02 

.29 

17. 

7 

8.7 

91 

.00 

0.2 

2 

G.  P.  Well  02,  Pine  St.  P.  S. 

0 

3 

6.2 

16 

22 

7.0 

0.7 

.08 

.04 

15. 

5 

9.3 

80 

.00 

0.2 

3 
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:ity  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

lilliRrans 

per  Liter 

No.  of  Sanples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

Ol 

in 
01 

c 
m 

CO 

a 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Norton 

G.  P.  Well  #3,  Newland  St. 

0 

4 

6.0 

13 

23 

7.7 

0.5 

.03 

.01 

13- 

7 

13. 

87 

.00 

0.6 

3 

G.  P.  Well  #4,  Plain  St. 

0 

14 

6.2 

17 

22 

8.0 

0.8 

.02 

.17 

15. 

0 

9.0 

82 

.00 

0.3 

3 

Tap  in  Post  Office 

0 

12 

6.3 

20 

24 

8.0 

0.9 

.02 

15. 

0 

7.8 

85 

.00 

0.3 

3 

Norton  (Wheaton  College)  Driven  Well,  Tap  on  System 

0 

0 

6.5 

69 

109 

23. 

1.3 

.01 

.up 

16. 

24 

51. 

343 

.00 

4.2 

3 

Norvell 

Gravel  developed  Well  #1, South  St. 

0 

4 

5.9 

13 

83 

135. 

2.5 

.08 

.07 

14. 

11 

230 

,  770 

.00 

0.4 

2 

Gravel  developed  Well  #2,  Grove  St. 

0 

2.5 

6.3 

19 

24 

8.0 

0.5 

.00 

.01 

14. 

7 

16. 

87 

.00 

0.5 

2 

Gravel  developed  Well  #3,  Grove  St. 

0 

5 

6.3 

12 

33 

14. 

0.7 

.57 

.03 

10. 

12. 

3*. 

150 

.00 

0.9 

1 

Rd. 

64. 

Gravel  developed  Well  #4, Ridge  Hill 

0 

0 

5.8 

15 

61 

29. 

1.2 

.02 

.06 

14. 

12. 

275 

.00 

3.2 

2 

Gravel  developed  Well  #5,  Grove  St. 

0 

0 

5.8 

12 

36 

14. 

2.0 

.00 

.00 

12. 

10. 

3^. 

155 

.00 

1.6 

2 

Tap  on  System 

0 

0 

7.2 

35 

52 

15. 

1.1 

.04 

.00 

23. 

10 

34. 

175 

.00 

1.5 

2 

Norwood 

Junior  High  North 

0 

3 

6.8 

9 

14 

5.0 

0.7 

.11 

.02 

3.1 

5 

9.0 

60 

.10 

0.2 

1 

Oak  Bluffs 

Springs  from  Pump  Well 

1 

4 

6.4 

11 

9 

8.0 

0.9 

.26 

.02 

9.0 

2. 

10. 

61 

.01 

0.2 

3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  Water  Sources  for  Year  19  72 


~ity  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

1 

lilliRrams 

per  Liter 

No.  of  Sanples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

Manganese 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Oak  Bluffs 

G.  P.  Wells 

6 

17 

6.4 

12 

9 

9.0 

0.8 

1.4 

.04 

12 

2 

11. 

59 

.00 

0.1 

3 

Tap  in  Water  Dept.  Office 

0 

3 

6.3 

12 

9 

8.0 

0.8 

.39 

.04 

12. 

1 

11. 

58 

.00 

0.1 

3 

Orange 

Crystal  Spring 

0 

13 

6.3 

11 

23 

8.0 

0.9 

.08 

.01 

12. 

5 

20. 

84 

.00 

0.0 

3 

G.  P  Well  at  Magee's  Meadow 

0 

3 

5.9 

13 

3* 

15. 

1.5 

.01 

.13 

13. 

10 

34. 

145 

.00 

0.5 

3 

Tap,  16  West  Myrtle  St. 

0 

3 

6.0 

15 

34 

15. 

1.5 

.02 

.11 

14. 

10 

32. 

165 

.00 

0.5 

3 

Orleans 

G.  P.  Well  #1 

0 

1 

6.1 

9 

19 

13. 

1.0 

.01 

.05 

11. 

4 

19. 

80 

.00 

0.0 

3 

G.  P.  Well  #2 

0 

0 

0.1 

8 

12 

12. 

0.8 

.03 

.00 

11. 

4 

19. 

82 

.00 

0.0 

3 

G.  P.  Well  #3 

0 

0 

6.2 

9 

12 

12. 

0.7 

.01 

.00 

12. 

3 

19. 

78 

.00 

0.0 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

1 

6.2 

10 

18 

9.0 

0.9 

.01 

.01 

12. 

3 

19. 

79 

.00 

0.0 

3 

Oxford 

G.  P.  Well  #1 

0 

2 

6.4 

21 

42 

12. 

2.6 

.01 

.01 

16. 

8 

23. 

154 

.00 

1.1 

3 

G.  P.  Well  #2 

0 

3 

6.5 

36 

53 

12. 

2.6 

.01 

.00 

17. 

3 

26. 

175 

.00 

1.8 

2 

G.  P.  Well,  Partridge  Road 

0 

8 

7.2 

29 

26 

4.5 

1.7 

.17 

.00 

17. 

2 

24. 

79 

.00 

0.1 

2 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  Water  Sources  for  Year  19  72 


3ity  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

c 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Sanples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 

10 

111 
c 

CO 

CO 

CO 

~ 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Mlcromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Palmer  (Pire  Dist.#l) 

Tubular  Wells,  Tap  in  P.  S. 

0 

3 

6.4 

31 

43 

7.7 

2.7 

.00 

.00 

23. 

14 

16. 

121 

.00 

1.2 

3 

Palmer  (Three  Rivers) 

Tubular  Wells,  Tap  in  P.  S. 

0 

0 

6.6 

27 

39 

9.0 

5.4 

.01 

.00 

17. 

13 

13. 

124 

.00 

1.4 

3 

G.  P.  Well  off  Oak  Street 

0 

2 

6.6 

24 

37 

6.0 

2.6 

.01 

.29 

17. 

14 

6.3 

111 

.06 

1.8 

3 

Peabody 

Pine  St.  Well,  Tap  in  Pf  S. 

0 

10 

6.5 

58 

79 

19. 

1.6 

.09 

.36 

13. 

16 

38. 

230 

.03 

0.8 

3 

Johnson  St.  Well,  Tap  in  P.  S. 

0 

27 

6.7 

73 

90 

18. 

1.5 

5.1 

.69 

15. 

16 

36. 

253 

.07 

0.4 

3 

Pembroke 

G.  P.  Well  #1,  Hobomock 

4 

Ik 

6.0 

16 

23 

12. 

1.5 

0.8 

.12 

15. 

7 

17. 

108 

.00 

1.0 

2 

G.  P.  Well  #2,  Center  St. 

0 

3 

6.2 

20 

20 

14. 

0.8 

.18 

.08 

23- 

3 

16. 

110 

.00 

0.8 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

7 

6.4 

37 

22 

17. 

1.1 

.21 

.08 

16. 

5 

15- 

13* 

.00 

0.9 

3 

Plainville 

G.  P.  Well  #1  off  Rte  106 

0 

15 

5.9 

11 

35 

28. 

1.7 

.11 

.14 

6.1 

11 

48. 

212 

.00 

1.2 

3 

G.  P.  Well  #2  off  George  St. 

0 

10 

5.9 

9 

24 

21. 

0.9 

.14 

.25 

5.1 

9 

35. 

153 

.00 

0.7 

3 

Tap  in  Town  Office 

0 

13 

6.6 

30 

28 

37. 

1.4 

.10 

.04 

5." 

10 

39. 

212 

.00 

1.0 

3 

Plymouth 

G.  P.  Well,  Wanno's  Pond 

0 

3 

5.9 

9 

13 

10. 

0.8 

.08 

.06 

12. 

3 

15. 

78 

.00 

0.6 

3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chenical  Analyses  of  Ground  Water  Sources  for  Yea 


r  19  72 


3ity  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

c. 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  SanplcR 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

■ 

a 
c 

CO 

00 

c 

s 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Plymouth 

G.  P.  Well,  Lout  Pond 

1 

17 

6.0 

12 

8 

7.0 

0.6 

.38 

.05 

14. 

3 

.7.7 

54 

.01 

0.0 

3 

• 

G.  P.  Well,  Ship  Pond 

0 

2 

6.1 

11 

9 

11. 

0.7 

.00 

.00 

15. 

1 

12. 

62 

.00 

0.0 

3 

Plymouth  (Agua  Corp. ) 

Drilled  Well,  Lookout  Pt.  Tap  Systei 

1  0 

6 

6.4 

10 

8 

8.0 

0.6 

.02 

.00 

13. 

3 

10. 

53 

.00 

0.2 

3 

Drilled  Well,  Nameloo  Heights  "  " 

0 

5 

6.2 

13 

11 

8.3 

0.6 

.04 

.00 

13. 

3 

15. 

62 

.00 

0.1 

3 

Drilled  Well,  Surfside.Tap  on  Sys. 

0 

3 

6.1 

11 

10 

8.7 

0.8 

.14 

.01 

17. 

3 

14. 

63 

.00 

0.1 

3 

Drilled  Well,  Bayberry  " 

0 

3 

6.1 

8 

9 

8.7 

0.7 

.05 

.00 

12. 

3 

13. 

60 

.00 

0.1 

3 

M5uioiDeXt   colony  oeacn 

0 

5 

6. "5 

15 

10 

8.0 

0.7 

.02 

.00 

17. 

0 

11. 

55 

.00 

0.0 

1 

Plymouth  (MCI) 

G.  P.  Wells 

0 

3 

5.6 

7 

14 

28. 

1.1 

.06 

.03 

5.9 

5 

22. 

100 

.00 

1.0 

3 

Province town 

5  G.  P.  Wells,  No.  Truro 

0 

2 

6.3 

12 

66 

83. 

2.5 

.07 

.32 

13. 

9 

145. 

468 

.01 

0.4 

3 

5  G.  P.  Wells,  So.  Hollow  Sta. 

0 

3 

6.4 

9 

20 

21. 

1.3 

.19 

.01 

13. 

3 

34. 

153 

.01 

0.3 

3 

St. 

Tap,  Adams  Pharmacy,  254  Commercial 

0 

1 

6.3 

11 

48 

54. 

2.2 

.06 

.16 

12. 

1 

73. 

232 

.00 

0.3 

3 

Randolph 

Tub.  Wells,  Donna  Road 

0 

18 

6.2 

27 

73 

19. 

1.3 

.04 

.15 

17. 

46 

32. 

243 

.00 

2.1 

3 
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Analysis  of  the  U'ater  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  V.'ater  Sources  for  Year  I9j2 


:ity  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

c. 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

I  ron 

81 
■ 
01 

c 
ra 
M 
c 

(C 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
Olicromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Raynhani  Centner 

fni  flqnn  Wi»l  1     .Tohnson  *  s  Pond 

1 

17 

6.2 

16 

16 

5.3 

2.4 

.34 

.04 

12. 

5 

7.0 

65 

.01 

0.2 

3 

raiqqnn  WpII     Elm  St. 

0 

2 

5.9 

15 

33 

11. 

1.2 

.22 

.13 

17. 

15 

17. 

127 

.01 

0.5 

3 

— 

Ton   in   Tnun  Hfll  1 

0 

0 

6.1 

21 

38 

11. 

1.3 

.00 

.02 

17. 

16 

18. 

137 

.00 

0.5 

3 

Haynnam  iNorxn; 

x U DUlar  ncllo 

0 

2 

15 

22 

6.0 

0.6 

.00 

.03 

14. 

8 

7.8 

77 

.00 

0.6 

3 

foi  a  a     r-     WaI  1 

0 

0 

5.8 

10 

36 

24. 

2.9 

.01 

.16 

14. 

18 

33. 

197 

.00 

3.7 

3 

lap  ax*           rving  rnniip  ou» 

0 

0 

S.9 

13 

27 

13. 

1.5 

.00 

.09 

13. 

13 

13- 

121 

.00 

1.8 

3 

Reading 

P      Q      ik*1    a  +    1  OO   A  r»T»»  Paw 

27 

1*00 

6.0 

26 

67 

37. 

2.4 

12. 

.55 

18. 

84 

63. 

310 

.33 

0.2 

3 

Effluent  of  Aeration 

27 

mo 

6.2 

25 

66 

36. 

1.7 

14. 

.54 

18. 

56 

60. 

310 

.34 

0.2 

3 

Effluent  Sedimentation  Basin 

0 

45 

7.8 

72 

57 

108. 

2.5 

.96 

.11 

9.4 

44 

118. 

573 

.33 

0.2 

3 

Effluent  of  Sand  Filter 

0 

24 

7.9 

68 

50 

100. 

2.4 

.06 

.07 

9.1 

34 

109. 

553 

.15 

0.4 

3 

Revay  Meadow,  G.  P.  Well  #1. 

0 

57 

6.3 

37 

126 

99. 

3.7 

.35 

.85 

16. 

35 

152. 

647 

.02 

2.3 

3 

Revay  Meadow,  G.  P.  Well  #2 

2 

60 

6.3 

38 

129 

78. 

3.6 

.68 

.80 

16. 

40 

121. 

627 

.04 

2.3 

3 
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Analysis  of  the  U'ater  of  Public  V.'ater  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  olGround    V.'ater  Sources  for  Year  19  72 


lity  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

*E- 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Sanples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

a 
u 
c 
to 

M 
it 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Rockport 

Tubular  Wells,  Raw 

0 

Q 

o 

6.1 

13 

iy 

11. 

.  uo 

1  9 
X«c  . 

X.\J 

16 

97 

.01 

0.5 

Tubular  Wells,  Treated 

1 

18 

9.5 

69 

71 

1.0 

.11 

12. 

10 

17. 

180 

.00 

0.5 

3 

Rowley 

Tubular  Wells,  Tap  in  P.  S. 

0 

2 

7.2 

in 

121 

18. 

1.8 

.06 

m 

12. 

18 

41. 

363 

.00 

0.7 

3 

New  G.  P.  Wells  at  Rtes.  17  &  133 

1 

2 

6.6 

44 

75 

3*. 

2.3 

.12 

•  Ul 

13- 

11 

74. 

297 

.00 

0.9 

3 

Royal ston 

So.  Royalston  Improvement  Assoc.  Ini 

i.3 

26 

7.2 

57 

59 

n. 

1.9 

1.1 

.  ">d 

18. 

18 

5.8 

172 

.08 

0.0 

3 

Russell 

G.  P.  Well  near  Rte  20 

2 

8 

7.0 

46 

61 

6.3 

2.0 

.20 

.00 

17. 

3 

22. 

152 

.00 

0.7 

3 

Rutland 

Cool  Sandy  Beach  Supply 

0 

0 

7.7 

79 

58 

12. 

3.2 

.05 

.01 

13. 

20 

5.5 

165 

.00 

0.0 

1 

Salisbury 

Dug  or  G.  P.  Well  #1 

0 

0 

7.3 

70 

89 

8.0 

2.9 

.04 

.00 

13. 

15 

23. 

230 

.00 

0.4 

1 

G.  P.  Well  #5 

0 

0 

6.4 

27 

37 

15. 

1.4 

.10 

.01 

16. 

28 

46. 

248 

.00 

0.3 

2 

G.  P.  Well  #6 

0 

7 

6.3 

27 

67 

36. 

2.2 

.02 

.03 

14. 

16 

87. 

363 

.00 

0.7 

3 

G.  P.  Well  #7 

11 

55 

6.8 

63 

141 

15. 

3.5 

2.2 

.29 

17. 

114 

32. 

560 

.00 

0.0 

1 

Sandwich 

G.  P.  Wells,  Tupper  Road 

1 

7 

7.0 

20 

23 

11. 

0.7 

.12 

.00 

14. 

4 

19. 

104 

.00 

0.1 

3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
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Ztty  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

c 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

■ 
01 
B 
CD 

CO 

c 
<c 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Con't 

0.1 

Sandwich 

G.P.  Wells  off  Rte  6a 

0 

2 

6  4 

15 

19 

11. 

0.6 

.04 

.00 

12. 

4 

19. 

97 

.00 

3 

Scituate 

Kent  St.  G.P.  Well  #2 

0 

0 

6.6 

215 

277 

55. 

3.2 

.00 

.78 

18. 

153 

57. 

700 

.00 

1.2 

1 

Webster '3  Meadow  G.P.  Well  #10 

0 

7 

6.5 

29 

103 

55. 

1.6 

.01 

.00 

21. 

26 

107. 

*»33 

.01 

1.5 

3 

Webster's  Meadow  G.P.  Well  #11 

0 

8 

6.6 

31 

49 

18. 

1.2 

.05 

.00 

21. 

14 

27. 

190 

.01 

1.3 

3 

Boston  Sand  4  Gravel,  G.P.  Well  #l8A 

0 

0 

6.5 

18 

W 

26. 

1.2 

.02 

.00 

9.7 

15 

48. 

210 

.01 

0.3 

3 

Edison  Station  Well  #19 

0 

0 

6.3 

29 

67 

26. 

1.2 

.00 

.00 

21. 

10 

55. 

263 

.01 

1.7 

3 

Barnes  Meadow  #22 

0 

5 

5.7 

16 

42 

39. 

1.4 

.02 

.09 

12. 

31 

59. 

260 

.03 

0.7 

2 

Seekonk 

Tubular  Well  #1  -  Brown  Ave. 

0 

2 

6.8 

55 

82 

10. 

1.1 

.01 

.02 

lb. 

30 

15. 

180 

.00 

2.1 

3 

G.P.  Wells  2  &  3  -  Newman  Ave. 

0 

2 

6.8 

50 

62 

18. 

1.1 

.02 

.29 

13. 

13 

22. 

197 

.05 

0.8 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

2 

6.7 

*5 

58 

17. 

1.1 

.02 

.04 

14. 

18 

21. 

185 

.00 

0.8 

3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
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~ity  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

SI 
to 
9 
c 

ID 

DQ 
C 

a 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

B 

U 

■3 

C  (0 

o  o 

E 

•  o 

<J  u 
0)  u 

z 

c 
o 

' 

Nitrate  N 

Sharon 

G.P.  Wells-P.S.  #2  Moose  Hill  Pkwy. 

r\ 
V 

Q 

O 

6.5 

37 

HO 

It. 

0.7 

•  72 

.29 

17. 

3 

it. 

149 

.00 

o  k 
^  .  ■» 

3 

G.P.  Wells-P.S.  #4  Tree  Lane 

V 

e 

6.7 

f  0 

0*7 

<=7. 

1.3 

.00 

i  P. 

iu. 

id 

hrr 
*w  • 

323 

.00 

a  7 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

2 

6.6 

49 

62 

24. 

1.2 

.06 

.0o 

19. 

10 

38. 

265 

.00 

3.7 

3 

Sheffield 

Farm  House  Spring 

0 

0 

6.2 

22 

25 

2.0 

1.3 

.00 

.00 

8.6 

4 

2.5 

60 

.00 

0.1 

1 

Red  Rock  Spring 

0 

0 

5.9 

14 

18 

1.0 

0.8 

.00 

.00 

8.8 

4 

1.0 

46 

.00 

0.0 

1 

Smith  Spring 

0 

0 

6.4 

25 

19 

1.0 

1.0 

.00 

.00 

8.2 

0 

1.0 

46 

.00 

0.2 

1 

G.P.  Well  off  Rte.  7 

0 

0 

7.6 

156 

133 

3.0 

2.7 

.01 

.02 

15. 

0 

1.0 

240 

.00 

0.0 

1 

Shirley 

Ind.  School  New  Tub.  Wells  -  Tap  in  P.S. 

13 

4o 

7.1 

63 

70 

n. 

1.6 

1.9 

.45 

15. 

10 

17. 

157 

.00 

0.0 

3 

Dug  Wells  -  Tap  near. Pump 

0 

3 

5.3 

5 

27 

12. 

2.9 

.01 

.11 

12. 

41 

22. 

1.6 

3 

G.P.  Well  -  Tap  in  P.S. 

0 

6 

6.3 

20 

25 

11. 

1.8 

.01 

.08 

12. 

12 

18. 

121 

.00 

0.9 

3 

Shrewsbury 

South  St.  Wells  -  Tap  in  P.S. 

0 

0 

6.4 

22 

53 

16. 

2.0 

.05 

.00 

12. 

20 

30. 

195 

.00 

1.0 

1 

No.  Quinsigamond  Ave.  G.P.  Well  #1 

0 

3 

6.1 

27 

68 

19. 

3.7 

.01 

.00 

15. 

39 

24. 

245 

.00 

1.4 

2 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  V.'ater  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  V.'ater  Sources  for  Year  1972 


«iCy  or  Town 

Source 

Milligrams 

per  Liter 

Turbidity 

Color 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 

c 

M 

CO 

c 
■ 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

No.  of  Samples 

Con't 
Shrewsbury 

No.  Quinsigamond  Ave.  G.P.  Well  #2 

0 

0 

6.2 

37 

91 

22. 

3.3 

r>li 

•03 

T  ll 

J±0 

•  uu 

X  .  X 

r> 
c 

Sewell  St.  G.P.  Well  #4 

0 

2 

6.2 

22 

lie 

^5 

i  ii 

1.  O 

.01 

.00 

1  ( 

Oh 

lOO 

.  UU 

-* 

J 

Sewell  St.  G.P.  Well  #5 

0 

0 

6.3 

25 

60 

22. 

2.8 

.01 

.02 

14. 

37 

33. 

242 

.00 

1.3 

3 

Somerset 

G.P.  Well  #2  -  Brook  St.,  Dighton 

0 

0 

6.8 

46 

31 

22. 

2.5 

.01 

.01 

9.9 

21 

6.7 

154 

.00 

1.4 

3 

Southf ield 

Spring  -  Tap  on  System 

0 

2 

7.0 

52 

51 

2.0 

1.0 

.02 

.00 

11. 

8 

2.3 

108 

.00 

0.0 

3 

South  Hadley 

G.P.  Well  -  Tap 

0 

10 

6.6 

44 

64 

5.0 

0.5 

.00 

.01 

12. 

16 

6.0 

146 

.00 

0.7 

1 

Sterling 

Tub.  Wells  -  Tap  in  P.S. 

0 

0 

6.2 

20 

53 

16. 

3.3 

.03 

.00 

11. 

33 

28. 

198 

.00 

0.5 

3 

New  G.P.  Well 

0 

19 

6.3 

26 

74 

31. 

3-7 

.06 

.04 

11. 

46 

50. 

287 

.00 

0.5 

3 

Stockbridge 

Hill  Water  Co.  Springs  -  Tap  in  Town 

1 

8 

7.1 

54 

50 

2.0 

1.4 

.21 

.01 

8.4 

10 

1.5 

108 

.00 

0.0 

2 

Mahkeenac  Water  Co.  -  Deep  Tub.  Well 

0 

10 

7.6 

100 

92 

2.0 

2.3 

.00 

.00 

12. 

16 

1.0 

190 

.00 

0.0 

1 

Stoughton 

Harris  Pond  Sta.  Tub.  Well-Tap  in  P.S. 

0 

0 

6.6 

19 

45 

15. 

0.8 

.01 

.01 

15. 

10 

24. 

150 

.00 

3.8 

1 

Pennell  Site-West  St.  G.P.  Well 

0 

0 

6.5 

25 

37 

9.7 

0.8 

.07 

.09 

16. 

10 

15. 

121 

.00 

1.6 

3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  Water  Sources  for  Year  19J2 


3ity  or  Town 

Source 

Milligrams 

per  Liter 

Turbidity 

Color 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassiun 

Iron 

0) 
W 

01 
c 
re 
w 
c 
re 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micronhos  /cm) 

c 

c 
0 

I 

4 

Nitrate  N 

No .  of  Sanplos 

Con't 

S tough ton 

MacNamara  Site  G.P.  Well 

0 

7 

6.3 

17 

27 

7.3 

n  P. 
(J.  0 

•  03 

•  03 

It. 

1  O 

Ld 

11  • 

y3 

.00 

Uo 

■a 

J 

Gumey  Site  G.P.  Well 

0 

0 

6.4 

19 

32 

d.d. 

i  Pk 
l.U 

rid 

•  05 

.01 

15. 

T  T 
11 

35- 

1  f  U 

.01 

1.0 

0 
c 

Sturbridge 

Tub.  Wells  -  Tap  in  P.S. 

5 

20 

6.1 

20 

*5 

15. 

2.4 

1.34 

.17 

19. 

15 

28. 

157 

.01 

0.5 

3 

Sudbury 

G.P.  Well  #2  -  Raymond  Rd. 

2 

2 

7.1 

70 

90 

9.h 

2.4 

.01 

.01 

15. 

28 

18. 

223 

.00 

0.1 

3 

G.P.  Well  #3  -  Pratt'3  Mill  Rd. 

0 

0 

6.7 

40 

46 

18. 

1.7 

.01 

.08 

15. 

10 

23. 

182 

.03 

2.5 

3 

G.P.  Well  #4  -  Warren  Rd. 

0 

0 

6.8 

hi 

55 

10. 

1.6 

.09 

.02 

17. 

15 

17. 

165 

.00 

1.7 

3 

G.P.  Well  #5  -  Rte  117 

0 

5 

7.0 

36 

38 

11. 

1.7 

.25 

.05 

18. 

19. 

13. 

132 

.00 

0.6 

3 

Sunderland 

Tub.  Wells  -  Tap  in  P.S. 

0 

5 

7.1 

h8 

52 

3.0 

.37 

.00 

.00 

12. 

7.7 

2.2 

113 

.00 

0.0 

3 

Sutton 

G.P.  Well  #1  -  Tap  in  P.S. 

0 

0 

6.1 

16 

23 

21. 

1.2 

.02 

.07 

8.8 

9.3 

31. 

155 

.00 

0.3 

3 

G.P.  Well  #2  -  Tap  in  P.S. 

0 

0 

6.1 

15 

23 

21. 

1.2 

.02 

.07 

8.8 

7.7 

30. 

155 

.00 

0.1 

3 

G.P.  Well  #3  -  Tap  in  P.S. 

0 

0 

6.1 

lh 

23 

21. 

1.2 

.02 

.07 

8.8 

7.3 

31. 

155 

.00 

0.1 

3 

Sutton  (Water  Co. ) 

Dug  Well  -  Direct 

0 

6 

6.6 

2h 

he 

13. 

3.3 

.09 

.00 

9.2 

18. 

21. 

170 

.00 

3.0 

3 

Analysis  of  the  Water  of  Public  V.'ater  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  V.'ater  Sources  for  Year  1972 


"ity  or  Town 

Source 

Milligrams 

per  Liter 

Turbidity 

Color 

"E. 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 

U) 
01 

c 
ra 
u 
c 
■ 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

No.  of  Sampler. 

oon  t 

Sutton  (Water  Co.) 

Tub.  Wells  -  Tap  in  Town 

■» 

J 

7.0 

fin 

n  m 

o  n 

•  JO 

/NO 

-*,9. 

1  fi 

J..  0 

3 

Weir  Springs  -  Direct 

u 

3 

6.3 

07 
t  I 

Z>t 

m 

.  Ul 

.00 

1  O 

in 

el  J 

•  UU 

T.  fi 

3 

Swansea 

G.P.  Well  #1  -  Midwood 

0 

21 

6.3 

20 

24 

7.0 

0.5 

.48 

.  22 

13. 

n. 

5.2 

83 

•  03 

0.2 

3 

G.P.  Well  #2  -  Midwood 

6 

140 

6.2 

26 

28 

11. 

0.9 

3.6 

1.1 

15. 

17. 

13. 

110 

.17 

0.0 

3 

G.P.  Well  #3  -  Midwood 

7 

47 

6.1 

21 

24 

12. 

0.7 

1.0 

.67 

13. 

13 

15. 

109 

.06 

0.0 

3 

G.P.  Wells  #4  4  #5  -  Maher 

0 

1.7 

6.1 

15 

58 

11. 

2.3 

.01 

.03 

14. 

40 

16. 

180 

.00 

2.4 

3 

G.P.  Well  #6  -  Vinnicum  Rd. 

0 

1.7 

6.2 

22 

44 

10. 

1.3 

.05 

.06 

14. 

21. 

17. 

150 

.00 

0.9 

3 

G.P.  Well  #7  -  Plant  near  Maher  P.S. 

1.3 

13- 

6.3 

27 

56 

11. 

1.9 

.22 

.11 

17. 

42 

18. 

182 

.00 

0.6 

3 

Tap  in  Town 

0 

5 

6.7 

35 

90 

12. 

2.2 

.03 

.04 

15. 

42 

14. 

197 

.00 

1.9 

3 

Taunton 

Paul  Dever  School  -  G.P.  Well  #1 

0 

6.7 

6.2 

19 

46 

8.3 

3.5 

.18 

.07 

15. 

27 

11. 

150 

.41 

4.3 

3 

Paul  Dever  School  -  G.P.  Well  #2 

0 

3 

6.1 

19 

57 

10. 

5.0 

.03 

•  09 

18. 

36. 

13. 

188 

.63 

6.2 

2 

Paul  Dever  School  -  G.P.  Well  #3 

0 

1.7 

6.3 

18 

29 

11. 

2.5 

.04 

.11 

18. 

25. 

9.5 

117 

.00 

1.1 

3 

Analysis  of  the  Water  of  Public  W< 
Averages  of  Chenical  Analyses  of  Ground  V.'ater 


rater  Supplies 
Sources  for  Year  1972 


1 1  v  or  T o w n 

Sou  r  c  c 

Turbidity 

Color 

"E. 

Milligrams 

per  Liter 

V. 

0 

c 
re 

tr. 

O 

O 

SS 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

u 

CO 
01 

c 
ra 

c 
re 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec .  Cond . 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Temple ton 

G.P.  Well  #1  -  Baldwinville 

0 

3 

6.3 

19. 

25- 

8.7 

1.2 

.02 

.00 

14. 

4. 

15. 

103 

.02 

0.5 

3 

Birch  Hill  Well 

0 

15 

6.1 

12 

33 

11. 

1.6 

.02 

.00 

15. 

4. 

25. 

125 

.00 

0.5 

2 

E.  Templeton  Emergency  G.P.  Well 

1 

10 

6.2 

11 

21 

17. 

1.5 

1.4 

.17 

13. 

13 

22. 

130 

.02 

0.2 

1 

Tewksbury 

G.P.  Well  #1 

1 

"5 

6.1 

15 

31 

15. 

1.5 

.^3 

.23 

18. 

13. 

27. 

142 

.02 

0.7 

3 

G.P.  Well  #2 

2 

100 

6.5 

33 

42 

30. 

2.0 

2.3 

.06 

20. 

12. 

29. 

198 

.10 

1.6 

3 

G.P.  Well  #3 

0 

44 

5.9 

13 

39 

21. 

2.3 

.28 

.10 

15. 

12. 

42. 

197 

.00 

2.0 

3 

G.P.  Well  #4 

1.0 

32 

6.1 

16 

28 

16. 

2.1 

.46 

.28 

16. 

12 

30. 

157 

.05 

0.5 

3 

G.P.  Well  #5 

0 

2 

6.1 

I* 

37 

16. 

1.1 

.00 

.04 

15. 

6. 

32. 

166 

.00 

3.3 

3 

G.P.  Well  #6 

0 

35 

5.8 

14 

39 

21. 

1.3 

.02 

1.2 

12. 

14 

42. 

195 

.03 

0.9 

3 

G.P.  Well  #7 

0 

63 

6.2 

42 

U7 

31. 

.29 

1.6 

17. 

6. 

33. 

223 

.00 

0.5 

3 

Center  of  Town 

0 

12 

6.1 

19 

5( 

17. 

1.9 

.07 

.06 

17. 

31 

28. 

220 

.00 

1.4 

3 

G.P.  Well  #8 

0 

8 

5.9 

10 

52 

26. 

2.0 

.00 

.05 

16. 

26 

51. 

250 

.00 

1.9 

3 
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Analysis  of  the  U'ater  of  Public  Hater  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  Hat«r  Sources  for  Year  1972 


Turbidity 

Color 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Sanples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 
CO 

01 
c 
nj 

c 

09 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Con't 

41 

Tpwkshurv                          G.P.   Well  #9 

4 

20 

6.1 

61 

23« 

-5  P. 

.  it) 

1  H 
i-l » 

.00 

2.1 

■\ 

G.P.  Well  #10 

0 

3 

6.3 

26 

139 

14. 

2.9 

1.0 

.63 

d\  . 

15). 

o. 

poo 

.  uu 

i  n 

-* 

J 

G.P.  Well  #11 

0 

5 

6.4 

29 

59 

12. 

1.9 

.00 

.00 

16. 

43 

22. 

193 

.00 

1.3 

2 

G.P.  Well  #12 

6 

13 

6.2 

24 

125 

11. 

2.7 

1.1 

.79 

26. 

123 

19. 

290 

.00 

0.2 

3 

G.P.  Well  #15 

0 

0 

6.3 

19 

32 

14. 

1.2 

.01 

.  00 

18. 

12 

25. 

144 

.02 

1.3 

1 

Tewksbury  St.  Hosp.    Old  Wells  -  Tap  in  P.S. 

0 

8 

6.1 

16 

48 

28. 

3.7 

.05 

.lb 

13. 

9 

42. 

215 

.01 

2.3 

3 

Mew  Tub.  Wells  -  Tap  in  P.S. 

0 

5 

6.4 

22 

49 

21. 

3.3 

.11 

.02 

14. 

13. 

37. 

202 

.00 

1.9 

3 

Tap  in  Administration  Bldg. 

0 

8 

6.1 

16. 

49. 

27. 

4.1 

.05 

.09 

13. 

21 

43. 

228 

.01 

2.3 

3 

P.S.  #3  -  G.P.  Well 

0 

8 

6.0 

15 

89 

50. 

8.0 

.09 

.04 

14. 

35 

98. 

445 

.00 

6.3 

2 

Tisbury                        G.P.  Well  #1  -  Edgartown  Rd. 

0 

0 

6.4 

10 

7 

8.0 

0.6 

.04 

.01 

12. 

1 

14. 

55 

.00 

0.0 

3 

G.P.  Well  #2  -  W.  Spring  St. 

0 

0 

6.5 

9 

8 

8.0 

0.7 

.11 

.03 

13. 

1 

9.5 

51 

.00 

0.0 

3 

Tap  in  Town 

0 

0 

6.3 

10 

8 

8.0 

0.7 

.02 

.01 

12. 

0 

11. 

55 

.00 

0.0 

3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  V.'ater  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  V.'ater  Sources  for  Year  1972 


r  <  f w   nr  Tnun 

\^  L  L.  V      U  1       1  UW  II 

Source 

Milligrams 

per  Liter 

Turbidity 

Color 

c 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 
10 
01 

c 
w 

06 

c 
<c 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
Olicromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

No.  of  Samples 

Co^t 
Tisbury 

Tashmoo  Spring  -  Pump  Well  after 

Drawdown 

0 

0 

6.1 

10 

12 

10. 

0.9 

.01 

.00 

11. 

4 

17. 

80 

.00 

0.1 

3 

Topsf ield 

Wylde  Wood  W.W.  -  Tap  on  System 

0 

5 

7.6 

Or 

85 

102 

9.6 

1.2 

•  05 

.01 

«5 

on 

J 

j 

Tub.  Wells  -  Tap  in  P.S. 

o 

o 

6.8 

48 

63 

9.0 

0.9 

.00 

.00 

14. 

9 

17. 

171 

.00 

0.7 

3 

P.S.  North  St. 

0 

8 

6.4 

42 

61 

11. 

1.2 

.02 

.00 

14. 

14 

18. 

192 

.00 

3.6 

2 

Town  <ipriri 

Tub.  Wells  -  Tap  in  P.S. 

0 

1 

6.2 

10 

10 

5.0 

0.8 

.01 

.00 

12. 

2 

8.0 

5* 

.00 

0.5 

3 

Upton 

Tub.  Wells  -  Tap  in  P.S. 

0 

7 

6.1 

12 

30 

9.3 

1.6 

.01 

.01 

14. 

8 

18. 

117 

.00 

0.8 

5 

Uxbridge 

G.P.  Well  #1  -  Tap  in  P.S. 

0 

0 

6.1 

16 

24 

11. 

1.6 

.17 

.56 

10. 

1 

17. 

113 

.04 

0.6 

5 

G.P.  Well  #2  -  Tap  in  P.S. 

7 

0 

6.4 

19 

29 

11. 

2.0 

.32 

.29 

12. 

9 

19. 

152 

.04 

1.2 

5 

G.P.  Well  #5 

0 

0 

6.0 

14 

23. 

16. 

1.8 

.09 

.14 

9.9 

1 

23. 

130 

.00 

0.8 

5 

Wakefield 

Bay  State  Dug  Well 

0 

0 

6.6 

71 

108 

29. 

3.* 

.04 

.05 

16. 

28. 

68. 

408 

.00 

3.* 

5 

Walpole 

Tub.  Wells  -  Washington  St.  P.S. 

11 

55 

6.2 

27 

49 

46. 

1.4 

1.7 

0.6 

14. 

15 

76. 

300' 

.03 

1.0 

5 

G.P.  Well  #1  -  Mine  Brook 

4 

4o 

6.2 

29 

"5 

15. 

0.9 

0.9 

1.5 

16. 

14 

27. 

140 

.03 

0.9 

5 

Analysis  of  the  Water  of  Public  Y.rater  Supplies 
Averages  of  Chenical  Analyses  of  Ground  V.'ater  Sources  for  Year  1972 


2 i  t y  or  T o w n 

Source 

Turbidity 

Color 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

a 

01 

c 
n 

CO 

c 
a 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

:■ 

C 
O 

e 

4 

Nitrate  N 

Con't 

Walpole 

G.P.  Well  #2  -  Mine  Brook 

2 

27 

6.2 

20 

45 

i  o 

lo. 

1.0 

.49 

0.9 

15. 

11. 

29. 

189 

.00 

0.9 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.2 

23 

51 

4.8 

1.2 

.04 

.15 

15. 

9 

74. 

307 

.00 

1.2 

3 

G.P.  Well  #2  -  Washington  St. 

4 

15 

6.2 

24 

50 

61. 

1.6 

.26 

.59 

13. 

9 

103. 

403 

.03 

0.8 

3 

Ware 

Large  Well  before  Treatment 

0 

0 

6.4 

23 

35 

13. 

1.6 

.01 

.00 

14. 

10 

12. 

116 

.00 

1.4 

3 

Tap  in  P.S.  after  Treatment 

0 

2 

8.0 

192 

31 

7.6 

2.3 

.03 

.00 

15. 

10. 

11. 

315 

.00 

1.4 

3 

G.P.  Well  -  Tap  in  P.S. 

0 

0 

6.5 

27 

35 

13. 

1.9 

.02 

.00 

13. 

11. 

10. 

117 

.00 

1.4 

3 

Wareham  F.D. 

G.P.  Well  #1  -  Maple  Springs 

0 

2 

5.9 

6 

6 

6.0 

0.6 

.02 

.00 

5.6 

9.0 

46 

.00 

0.0 

3 

G.P.  Well  §2  -  Maple  Springs 

0 

2 

5.9 

6 

6 

6.0 

0.6 

.01 

.00 

4.6 

l 

80. 

42 

.00 

0.0 

3 

G.P.  Well  #3  -  Maple  Springs 

0 

3 

5.9 

9 

9 

5.0 

0.6 

.06 

.01 

8.4 

3 

6.3 

«K3 

.00 

0.0 

3 

G.P.  Well  #4  -  Maple  Springs 

0 

5 

5.8 

7 

6 

5.0 

0.5 

.01 

.02 

6.3 

3 

6.0 

40 

.00 

0.0 

3 

Tap  in  District  Office 

0 

0 

6.0 

12 

7 

5.0 

0.5 

.00 

.01 

5.9 

3 

4.8 

49 

.00 

0.0 

3 

Wareham  (Onset  F.D.) 

G.P.  Well  #5  -  Red  Brook 

0 

5 

7.6 

1*7 

10 

29. 

0.7 

.04 

.02 

8.0 

3 

9.0 

124 

.00 

1.3 

3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  V.'ater  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  ofGround  V.'ater  Sources  for  Year  19j2 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

"E. 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 

CO 

U 
e 
ra 

as 
c 
re 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm)  i 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Warren 

Tub.  Wells  -  Tap  in  P.S. 

0 

2 

6.2 

12 

15 

3.0 

1.2 

.04 

.04 

12. 

5.0 

49 

.00 

0.2 

3 

Warren  (West) 

Dug  Wells  -  Tap  in  Village 

d 

iy 

6.0 

17 

B< 

4fc>. 

2.5 

•  75 

.19 

lb. 

1 

104. 

417 

.00 

0.3 

1. 

Wayland 

G.P.  Wells  1  &  2  -  Baldwin  Pond 

0 

5 

6.5 

56 

97 

11. 

2.5 

.08 

.32 

17. 

53 

20. 

257 

.01 

1.8 

3 

G.P.  Well  #3  -  Baldwin  Pond 

0 

2 

6.6 

62 

92 

11. 

1.7 

.02 

.05 

18. 

29 

20. 

247 

.01 

6.8 

3 

G.P.  Well  #1  -  Happy  Hollow 

0 

2 

6.4 

38 

77 

16. 

1.8 

.00 

.00 

16. 

18 

37. 

257 

.00 

2.8 

3 

G.P.  Well  #2  -  Happy  Hollow 

0 

3 

6.5 

46 

101 

28. 

1.6 

.05 

.00 

19. 

19 

65. 

330 

.00 

3.7 

3 

G.P.  Well  #1  -  Campbell  Rd. 

0 

0 

6.6 

29 

85 

8.0 

2.2 

.12 

.46 

18. 

58 

12. 

250 

.00 

0.7 

1 

G.P.  Well  -  Meadow  View  Rd. 

0 

2 

6.8 

59 

85 

9.3 

1.9 

.01 

.00 

19. 

19 

19. 

217 

.00 

1.4 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

5 

6.6 

48 

90 

11. 

2.1 

.02 

.06 

16. 

38 

21. 

238 

.00 

4.5 

3 

Webster 

Wells  -  Tap  in  P.S. 

1 

5 

6.4 

22 

30 

9.3 

2.1 

.20 

.09 

10. 

7 

18. 

111 

.00 

0.5 

3 

G.P.  Well  #2 

0 

7 

6.5 

33 

38 

13. 

2.0 

.11 

.09 

13- 

4 

23. 

141 

.02 

0.1 

3 

Bigelow  Rd.  Well 

0 

5 

6.5 

41 

48 

9.Z 

2.2 

.05 

.03 

15. 

9 

12. 

147 

.00 

1.2 

3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  V.'ater  Supplies 
Averages  of  Chenical  Analyses  of  Ground  V.'ater  Sources  for  Year  1972 


CiCy  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

c. 

Milligrams 

per  Liter 

j  No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 
in 
01 

to 
63 
C 

co 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

z: 

ce 

e 
o 

Nitrate  N 

WpIIpsIpv  College 

Tub.  Wella 

1 

4 

6.2 

29 

65 

35. 

1.8 

.05 

.01 

15. 

22 

50. 

24l 

.01 

Lad 

h 

Coughlin  G.P.  Well 

0 

0 

6.3 

37 

98 

32. 

1.8 

.01 

.55 

14. 

20 

77. 

330 

.00 

1»3 

1 

2  Dug  Wells  -  Wellesley  Ave. 

0 

5 

6.3 

1*7 

77 

26. 

1.4 

.04 

.59 

lo. 

0 

lip. 

OCA 

.00 

i  •  c 

O 

2  G.P.  Wells  -  Morses  Pond 

0 

0 

6.6 

51 

87 

2.1 

.23 

.33 

13. 

U 

•71 
(X. 

JjO 

.02 

0.6 

2 

Tap  in  Public  Works  Building 

0 

0 

6.6 

50 

87 

32. 

1.7 

.17 

•  37 

14. 

16 

64. 

310 

.00 

0.9 

2 

Wpnhnrn 

G.P.  Well  #1 

0 

5 

7.3 

94 

122 

12. 

2.1 

.01 

.00 

14. 

26 

22. 

300 

.00 

1.3 

3 

G.P.  Well  #2 

0 

3 

8.0 

119 

148 

14. 

4.0 

.09 

.14 

9.0 

40 

26. 

345 

.00 

1.1 

2 

West  Boylston 

G.P.  Well  #3  -  Lee  St. 

0 

10 

6.0 

16 

41 

18. 

1.6 

.19 

.07 

14. 

13 

35. 

178 

.01 

1.0 

2 

G.P.  Well  #4  -  Lee  St. 

0 

0 

6.4 

19 

47 

9.0 

1.2 

.02 

.01 

14. 

13 

24. 

140 

.01 

1.1 

2 

G.P.  Well  -  Oakdale 

0 

0 

6.3 

19 

37 

9.0 

2.0 

.01 

.01 

10. 

8 

21. 

121 

.00 

1.0 

3 

Pleasant  Valley  -  Well  #1 

0 

2 

6.2 

14 

27 

10. 

1.9 

.03 

.00 

12. 

8 

24. 

119 

.00 

1.2 

3 

West  Bridgewater 

Tub.  Wells  -  Cyr  St. 

0 

0 

6.1 

13 

50 

16. 

2.5 

.28 

.08 

15. 

15 

24. 

182 

.00 

3.1 

3 

G.P.  Well  -  Norman  Ave. 

0 

0 

5.7 

8 

53 

17. 

1.2 

3.5 

.14 

16. 

30 

20. 

170 

.01 

1.7 

3 

-  56  - 


Analysis  of  the  Water  of  Public  V.'ater  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  V.'ater  Sources  for  Year  1972 


f  t"  At    /-\  *"    T  f\wi  rt 

_  l  l y   kji  luwii 

Sou  rc c 

Milligrams 

per  Liter 

Turbidity 

Color 

"c. 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

<u 

IS! 
HI 

c 

10 

63 
C 

« 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

No.  of  Samples 

Con't 

West  Bridgewater 

G.P.  Well  -  Rtes  106  &  24 

0 

2 

6.4 

34 

69 

21. 

1.5 

.02 

.47 

18. 

14 

46. 

267 

.03 

0.2 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.0 

13 

48 

16. 

1.2 

.26 

.13 

16. 

35 

22. 

182 

.00 

1.5 

3 

West  Brookfield 

Tap  in  P.S. 

0 

3 

6.1 

12 

30 

10. 

1.4 

.17 

.14 

17. 

12 

19. 

113 

.00 

1.1 

3 

G.P.  Well  48  X  24 

1 

8 

6.3 

19 

22 

7.5 

2.5 

.24 

1.5 

13. 

16 

8.3 

96 

.05 

0.2 

2 

West  Springfield 

G.P.  Well  #2  Southwick 

0 

0 

7.4 

50 

69 

5-7 

0.6 

.01 

.00 

14. 

14 

11. 

165 

.00 

3.3 

3 

G.P.  Well  #3  Southwick 

0 

0 

7.7 

56 

78 

6.0 

0.9 

.01 

.00 

15. 

11. 

ll. 

188 

.00 

4.1 

3 

West  Stockbridge 

New  Spring  -  Direct 

0 

2 

7.4 

15 

19 

1.3 

0.3 

.01 

.01 

6.4 

11 

1.3 

48 

.00 

0.0 

3 

Sartori  Spring  -  Direct 

0 

0 

7.6 

161 

156 

2.0 

0.6 

.00 

.00 

5.9 

11 

4.0 

272 

.00 

0.1 

3 

We stbo rough 

G.P.  Well  -  Hopkington  Rd. 

0 

3 

6.2 

20 

56 

19. 

2.4 

.00 

.00 

13. 

16. 

40. 

218 

.00 

1.9 

2 

G.P.  Well  #2  -  Morse  St. 

0 

0 

6.1 

11 

3* 

17. 

1.8 

.01 

.01 

12. 

12 

34. 

171 

.00 

1.0 

3 

Andrews  Well  #1  -  Nowse  St. 

0 

2 

6.6 

38 

47 

6.3 

1.9 

.02 

.01 

14. 

13 

10. 

138 

.00 

0.9 

3 

Westfield 

State  Hosp.  Tub.  Wells  before  treatment 

0 

0 

6.9 

46 

103 

12. 

0.8 

.10 

.02 

15. 

36 

27. 

247 

.00 

3.3 

3 

-  57  - 


Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  Water  Sources  for  Year  1972 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

Milligrams 

per  Liter 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

<u 
to 
B 
c 
<tj 
M 
c 
re 

1 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
Olicromhos  /cm) 

T. 

re 
c 

J 

Nitrate  N 

No.  of  Samples 

Con't 
Westfield 

G.P.  Well  #1  off  So.  Holyoke  Rd. 

a 
u 

A 

u 

6.7 

°3 

T  A 

10. 

a  C 
O.O 

.00 

.00 

17. 

12 

20. 

173 

.00 

1.8 

2 

G.P.  Well  #3 

n 

u 

-a 

J 

7.2 

OH 

°3 

7.5 

a  a. 
O.o 

.01 

.00 

16. 

14 

17. 

197 

.00 

1.9 

2 

Westford 

Tub.  Wells  -  Westford  P.S. 

0 

0 

6.7 

20 

25 

8.7 

1.1 

.03 

.01 

16. 

3 

18. 

109 

.00 

0.1 

3 

G.P.  Well  #2  -  Brookside  P.S. 

0 

3 

6A 

16 

37 

6.3 

1.9 

.05 

.12 

16. 

4 

25. 

121 

.01 

0.5 

3 

G.P.  Well  -  Depot  Rd. 

0 

5 

6.2 

19 

3* 

14, 

1.9 

.02 

.03 

15. 

5 

31. 

149 

.00 

0.7 

3 

G.P.  Well  -  Cemetery  Hd. 

0 

3 

6.2 

15 

35 

9.0 

1.8 

.06 

•  31 

16. 

5 

24. 

127 

.01 

1.1 

3 

Tap  in  Forge  Village  Rd. 

2 

11 

6.4 

28 

39 

10. 

2.2 

.65 

•  13 

19. 

3 

24. 

133 

.00 

0.1 

3 

We  s  thampton 

Tap  in  Town 

0 

19 

7.0 

17 

17 

2.7 

0.7 

.06 

.00 

12. 

5 

1.7 

49 

.00 

0.0 

3 

Westminster 

Holmes  Park  -  Water  Dist. 

0 

0 

6.0 

7 

5 

2.0 

0.9 

.26 

.02 

8.1 

0 

2.3 

32 

.00 

0.0 

2 

Weston 

G.P.  Well  -  Nickerson  Field 

0 

5 

6.2 

69 

376 

190. 

4.4 

.14 

.02 

20. 

31 

^73. 

1490 

.00 

1.3 

2 

G.P.  Well  -  Fitzgerald 

0 

4 

6.2 

22 

169 

98. 

3-3 

.08 

.06 

14. 

18 

252. 

713 

.01 

0.9 

3 

Tub.  Wells  -  Kendall  Green 

2 

11 

6.3 

49 

84 

17. 

1.9 

.3* 

.05 

16. 

29 

38. 

255 

.02 

0.8 

2 

Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  Water  Sources  for  Year  1972 


3ity  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

C- 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Sanples 

Alka linity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

Manganese 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Weston  College 

Deep  Tub.  Wells 

2 

j 

7.1 

82 

8.0 

1.2 

.03 

.00 

16. 

31 

16. 

198 

.00 

0.7 

3 

Westport  (Acoaxet) 

High  Well-  Tap  on  System 

0 

2 

6.0 

18 

3^ 

12. 

2.8 

.05 

.01 

9.6 

11 

18. 

175 

.00 

3.8 

3 

Westport 

Tap  on  System 

0 

10 

6.0 

18 

4i 

37. 

1.6 

.02 

.03 

5.4 

17 

57. 

245 

.00 

1.2 

1 

Weymouth 

G.P.  Well  -  Circuit  Ave. 

0 

3 

6.8 

108 

68 

84. 

2.9 

.12 

2.2 

16. 

26 

72. 

440 

.06 

0.3 

3 

G.P.  Well  -  Main  St. 

0 

0 

5.9 

13 

71 

120. 

4.9 

.03 

2.3 

16. 

29 

187. 

680 

.09 

1.1 

2 

G.P.  Well  -  Whitman's  Pond 

8 

3 

7.0 

78 

46 

47. 

1.1 

.04 

.30 

17. 

24 

29. 

285 

.00 

0.2 

2 

G.P.  Well  -  Winter  St. 

0 

90 

6.1 

27 

46 

26. 

1.6 

3.0 

0.9 

22. 

20 

47. 

230 

.27 

0.0 

1 

Whately 

Tap  on  System 

0 

0 

7.4 

62 

78 

5.0 

1.1 

.04 

.14 

17. 

14 

4.0 

160 

.00 

0.0 

2 

Wi  lli  niTiQhiirff 
Kil llaJUouui  £ 

G.P.  Well 

2 

10 

6.7 

32 

29 

4.0 

1.0 

.15 

.00 

15. 

12 

4.0 

100 

.00 

1.4 

2 

Williams town 

NEW  G.P.  Well 

1 

18 

7.7 

130 

137 

1.7 

1.0 

.48 

.03 

6.3 

8 

1.0 

225 

.00 

0.0 

3 

Sherman  Spring 

0 

0 

7.7 

96 

98 

0.8 

0.3 

.01 

.00 

5.0 

7 

1.0 

164 

.00 

0.4 

3 

G.P.  Well  #2 

1 

14 

7.9 

136 

142 

2.0 

0.9 

.37 

.11 

8.6 

9 

1.3 

258 

.00 

0.0 

3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
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Sity  or  Town 

Source 

Milligrams 

per  Liter 

Turbidity 

Color 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

a 

V 

c 
n) 

CO 

c 
« 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

No.  of  Sanples 

Wilmington 

Tub.  Wells  -  Brown's  Crossing  P.S. 

1 

8 

6.0 

19 

68 

33. 

2.8 

.23 

.38 

14. 

11 

78. 

297 

.03 

1.3 

3 

New  Tub.  Wells  -  Barrows  P.S. 

0 

32 

6.1 

35 

98 

he. 

2.8 

.05 

.16 

15. 

31. 

88. 

423 

.02 

3.6 

3 

New  G.P.  Well  -  Chestnut  St. 

0 

58 

6.0 

23 

55 

"3. 

2.6 

.30 

.29 

15. 

23 

67. 

343 

.09 

0.1 

3 

G.P.  Well  -  Shawsheen  St 

0 

7 

6.2 

26 

59 

19. 

2.8 

.02 

.12 

15. 

23 

36. 

220 

.01 

1  •  c. 

•z 

J 

Aldrich  G.P.  Well 

1 

10 

6.2 

24 

48 

It. 

1.8 

.23 

.19 

13. 

24 

23. 

172 

.01 

0.4 

3 

Butter's  Rd.  -  G.P.  Well 

0 

50 

5.8 

16 

53 

46. 

2.7 

2.2 

.19 

17. 

39 

52. 

315 

.17 

0.1 

2 

Town  Park  G.P.  Well 

1 

0 

5.9 

18 

72 

30. 

2.7 

.52 

.43 

15. 

52 

51. 

290 

.08 

0.5 

3 

G.P.  Well  -  Salem  St. 

0 

3 

6.2 

18 

33 

12. 

1.6 

.12 

.08 

15. 

8 

26. 

136 

.01 

0.1 

3 

wu uui n 

G.P.  Well  A  -  2 

0 

0 

6.8 

53 

119 

55. 

4.2 

.01 

.12 

8.3 

26 

109. 

480 

.00 

0.6 

3 

G.P.  Well  B 

0 

5 

6.6 

42 

83 

52. 

3.3 

.05 

.01 

7.2 

22 

97. 

423 

.00 

0.6 

3 

Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
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City  or  Town 

Source 

Milligrams 

per  Liter 

Turbidity 

Color 

"E. 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassiun 

Iron 

01 

CO 
01 

c 
ra 

c 

CO 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec .  Cond . 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

No.  of  Sanples 

Con't 
Wo  bum 

G.P.  Well  C-2 

0 

3 

6.7 

ho 

02 

53. 

•  uo 

i  n 

.  1U 

7  4 
i  »h 

86. 

410 

.01 

0.4 

2 

G.P.  Well  D 

0 

0 

6.4 

33 

!  J 

in 

j*^ 

•  up 

8  1 

22 

77. 

.00 

0.8 

3 

G.P.  Well  E 

0 

0 

6.4 

^5 

102 

47. 

4.7 

.03 

•  po 

11. 

40 

89. 

447 

.00 

2.9 

3 

G.P.  Well  P 

0 

2 

6.3 

41 

84 

33. 

2.5 

.02 

♦o 

12. 

30 

64. 

320 

.01 

0.7 

3 

G.P.  Well  G  Rifle  Range 

0 

0 

6.5 

64 

183 

140. 

6.0 

.02 

\.d 

16. 

240 

1^5. 

800 

6.6 

4.7 

1 

Worcester 

Home  Farm  Well 

0 

4 

6.4 

37 

67 

24. 

3.0 

.01 

•  up 

11. 

21 

44. 

209 

.01 

1.6 

3 

Worthing ton 

Spring  -  Tap  in  Town 

0 

3 

6.2 

15 

13 

2.0 

0.6 

•  13 

.00 

6.7 

1 

2.7 

42 

.00 

0.1 

3 

Feeder  Spring 

0 

2 

6.5 

14 

13 

2.0 

0.8 

.03 

.00 

6.4 

4 

2.2 

39 

.00 

0.1 

3 

Wrentham 

G.P.  Well  #2  -  Franklin 

St. 

0 

4 

o.  u 

10 

29 

9.0 

0.8 

.02 

.00 

9.8 

12 

17. 

111 

.00 

0.7 

3 

G.P.  Well  #3  -  Franklin 

St. 

0 

2 

6.3 

18 

3* 

7.3 

0.7 

.00 

.05 

10. 

8 

16. 

110 

.00 

0.2 

3 

Tap  in  Municipal  Bldg. 

0 

2 

6.4 

19 

34 

8.3 

0.7 

.01 

.02 

10. 

8 

16. 

108 

.00 

0.4 

3 

Wrentham  Sta. 

School  Tub.  Well  -  P.S.  #1 
Tub.  Well  -  P.S.  #2 

0 
0 

6 
1 

6.4 
6.6 

15 
20 

48 
46 

33. 
11. 

2.2 
1.1 

.01 
.00 

.04 
.00 

14. 
16. 

12 
13 

62. 
22. 

247 
155 

.00 
.00 

0.3 
2.5 

3 
3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Ground  Water  Sources  for  Year  1972 


;ity  or  Town  Source 

Turbidity 

Color 

c. 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

CD 

no 
ti 
c 

cfl 

e~ 

c 

« 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Yarmouth                      Higgins  Croswell  Rd.  G.P.  Well  #1 

o 

o 

5.8 

6 

"W 

yv 

45. 

1.5 

.04 

.01 

10.4 

94. 

273 

.00 

0.1 

2 

Higgina  Croswell  Rd.  G.P.  Well  #2 

A 

u 

•* 

J 

5.7 

7 

1 

1  Q 

1.1 

0"^ 

9.6 

0 

"57. 

143 

.01 

0.3 

2 

G.P.  Well  #3  -  Higgins  Rd. 

0 

3 

5.8 

7 

14 

42. 

1.2 

.03 

n4 

n. 

2 

51. 

185 

.00 

0.2 

2 

G.P.  Well  #4  -  Long  Pond  Drive 

o 

J 

6.1 

8 

11 

11. 

0.6 

.10 

•  U  J 

13. 

2 

15. 

73 

.00 

0.3 

2 

G.P.  Well  #5  -  Long  Pond  Drive 

0 

3 

5.8 

8 

13 

12. 

0.9 

.00 

11. 

2 

16. 

84 

.00 

1.0 

2 

G.P.  Well  #6  -  No.  Main  St. 

0 

3 

6.1 

8 

11 

13. 

1.0 

.03 

12. 

q 

17. 

78 

.00 

0.2 

2 

G.P.  Well  #7  -  No.  Main  St. 

0 

0 

6.0 

9 

12 

13. 

0.8 

.01 

.03 

13. 

0 

15. 

81 

.00 

0.2 

2 

G.P.  Well  #8  -  No.  Main  St. 

0 

0 

6.3 

9 

9 

11. 

0.7 

.04 

.01 

11. 

0 

14. 

69 

.01 

0.2 

2 

G.P.  Well  #9  -  No.  Main  St. 

0 

0 

6.6 

14 

16 

10. 

0.6 

.01 

.01 

8.4 

3 

14. 

78 

.00 

0.1 

2 

G.P.  Well  #10  -  No.  Main  St. 

0 

0 

6.6 

20 

24 

10. 

0.9 

.08 

.01 

14. 

1 

13. 

93 

.00 

0.0 

2 

G.P.  Well  in  P.S. 

0 

0 

6.1 

12 

17 

14. 

1.1 

.05 

.02 

14. 

3 

20. 

102 

.00 

1.5 

2 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.3 

15 

20 

12. 

0.7 

.01 

.01 

13. 

2 

17. 

95 

.00 

0.7 

2 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  3urf aceV'ater  Sources  for  Year  1972 


City  or  Town 


Source 


Milligrams  per  Liter 


Abington 

Abington-Rockland 

Acuahnet 

Adams 

Amherst 


Andover 


Aahbumham 


Joint  Supply-Tap  in  Abington 
Great  Sandy  Bottom  Pond 
New  Bedford-Tap  on  System 
Basaett  Brook  Reservoir 
Atkins  Pond  Outlet 

Nourse  &  Dean  Brook  above  Atkins  Pond 

Hills  Reservoir  at  Outlet 

Hawley  Reservoir  at  Outlet 

Outlet  of  Intake  Res.  Amethyst  Brook 

Tap  in  P.S.  after  trt.  Haggett's  Pond 

Pish  Brook 

Tap  in  P.S.  Upper  Naukeag  Lake 


53 
12 
36 
2 

13 
15 
35 
10 

28 
23 
350 
3 


6.1 
6.8 
7.7 
7.0 
5.8 
5.3 
5.8 
5.6 
5.* 
8.6 
7.1 
6.7 


26 

16 

23 

27 

5 

5 

7 

7 

5 

28 

79 
4 


67 

22 

11 

27 

9 

8 

10 

10 

87 

52 

66 

6 


29. 
19. 
17. 
0.8 
3.0 
2.5 
3.5 
4.0 
4.0 
24. 
35. 
5.3 


2.1 
1.1 
0.7 
0.2 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.4 
1.8 

3.5 
0.4 


1.5 
.08 
.20 
.01 
.04 
.02 

.06 

.2 

.05 

.05 

1.6 

.28 


.74 
.01 
.03 

.02 

.03 
.05 
.06 
.05 
.04 

.03 
4.8 
.08 


15. 
l.o 
2.9 
4.0 
6.8 
8.1 
6.9 
8.7 
8.0 
3.0 
14. 
3.2 


55 

10 

10 

4 

7 

6 

9 

10 

10 

16 

14 

3 


42. 

27. 
16. 

1.3 
3.5 

12. 

3.8 
4.3 

4.5 
41. 
59. 
5.5 


270 

150 

103 

57 

43 

40 

43 

43 

43 

228 

270 

48 


.33 
.00 
.18 
.00 
.02 
.00 
.00 
.00 
.00 
.02 
.13 

.00 


0.6 
0.2 
0.0 

0.3 

0.2 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.2 

/oo 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  V.'ater  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Surf  ace  V.'ater  Sources  for  Year  1972 


City  or  Town 


Source 


Milligrams  per  Liter 


Ashfield 

Athol 


Attleboro 


Barre 
Bedford 

Belchertown  -  MDC 


Highland  Spring  Res.  -  Tap 
Raw  water  at  Filter  Plant 
Pinal  Effluent  at  Filter  Plant 
Tap  in  Town  Hall 
Seven  Mile  Riv.  Inlet  to  Fil.  Orr'e  Pd. 
So.  Attleboro  -  Finished  Water 
Canal  near  G.  P.  Wells  -  W.  Mansfield 
Tap  on  System 

Reservoir  Direct-Allen  Hills 

Tap  in  Hospital  -  MDC 

Quabbin  Res.  in  or  near  Tunnel  Intake 

Ware  River  at  Shaft 


18 

4o 

8 
4 

19 
3 

33 
0 

30 
o 

0 

75 


6.7 
6.0 
6.8 
6.3 
6.7 
7.0 
6.7 
7.3 
6.4 

5.9 
7.0 
6.6 


41 

9 

29 

27 

15 

38 

14 

39 
8 

25 

7 

6 


44 

20 

19 

31 

43 

45 

30 

119 

15 

61 

10 

12 


2.5 

9.3 

25. 

15. 

21. 

32. 

21. 

32. 

5.0 

35 

3.0 

6.0 


0.7 
0.8 
1.2 
2.7 
1.3 
1.3 
1.0 
1.4 
1.5 
1.7 
0.7 
0.9 


.35 
.53 
.04 

.15 
.14 

.17 
.19 
.15 
.15 
.00 
.04 
.42 


.42 
.04 

.05 
.44 

.03 
.12 
.07 
.09 
.04 

.03 

.02 
.02 


5.0 
5.3 
6.6 
14. 
2.2 
5.2 
4.3 
4.9 
4.7 
18. 
2.9 
9.1 


6 

24 

16 

15 
14 

0 

13 
0 

11 

26 

6 

7 


6.0 
15. 
24. 
23. 
37. 
40. 
34. 
40. 
8.0 
6o. 
6.8 
10. 


97 

108 

160 

166 

160 

205 

172 

235 

61 

310 

40 

55 


.00 
.01 
.01 
.04 
.01 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.01 
.00 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  V.'ater  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Surface  V.'ater  Sources  for  Year  1972 


City  or  Town 


Source 


Milligrams  per  Liter 


e  in 

o  o 

u  x 

E 

•  O 

u  ^ 

<U  u 


Billerica 


Blandford 
Braintree 


Bridgewater  -  MCI 


Brockton 


Concord  River  opp.  P.  S. 

Raw  Water-Outlet  of  Coagulation  Basin 

Tap  in  P.  S.  -  Pinal  Effluent 

Long  Pond  -  Tap 

Great  Pond  -  Tap  on  Low  Lift  Pump 
Finished  water  at  P.  S. 
Taunton  River  before  Filtration 
Taunton  River  after  Filtration 
Avon  Res.  Surface  near  Gatehouse 
Silver  Lake  at  Intake 
Tap  on  System 
Silver  Lake-Finished  Water 


63 

25 

3 

15 

17 

17 

123 

102 

53 

13 

5 

o 


6.7 
5.6 
8.2 
7.1 
6.7 
7.1 
6.4 
6.2 
6.5 
6.0 
9.3 
9.4 


23 
8 

28 
11 
16 
29 
19 
13 
13 
5 

16 
15 


40 
40 
41 

13 

48 
47 
29 
30 
32 
18 
17 
20 


23. 

27. 

43. 

1.4 

42. 

46 

20. 

21. 

38. 

9.3 

20. 

19. 


2.1 
2.4 
2.3 
0.3 
2.1 
2.1 
2.0 
1.8 
1.5 
0.9 
1.0 
1.1 


.47 
.17 
.01 
.05 
.13 
.07 
.83 
1.1 

.33 
.44 

.03 
.02 


.11 
.10 
.07 
.01 
.09 
1.3 
.13 
.13 
.03 
.52 
.02 
.01 


4.5 
5.3 
4.4 
2.0 
2.0 
2.4 
6.7 
6.8 
1.0 
3.5 
3.5 
3-3 


23 

38 

37 

5 

31 

38 

27 

28 

16 

13 

17 

15 


43. 
44. 

45. 

3.8 

58 

60. 

26. 

30. 

61 

18. 

21. 

21. 


198 

233 
278 
39 
278 

323 
168 
168 
223 
101 
135 
101 


.11 

.02 
.00 
.00 
.02 
.00 
.95 
0.8 
.00 
.05 
.01 
.00 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  V.'ater  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Surf  ace  V.'ater  Sources  for  Year  1972 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

'c. 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 
CO 
01 

c 
m 

00 

c 
cc 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Brookf ield 

Cooley  Hill  Reservoir 

1U 

6.6 

1  Q 
x  •  y 

xO 

16 

4.S 

j  j 

.01 

0.0 

■5 

s 

Brookline 

Tap  on  System  -  MDC 

0 

14 

6.5 

7 

14 

6.0 

0.9 

.20 

.U.5 

3.9 

7 

10. 

69 

.11 

0.3 

3 

Cambridge 

Fresh  Pond 

1 

31 

6.7 

34 

69 

29: 

1.9 

.13 

•  ID 

5.2 

26. 

47. 

262 

.08 

0.6 

3 

Fresh  Pond  at  Intake 

1 

28 

7.1 

37 

70 

29. 

1.9 

.10 

1  c 
♦  JO 

3.2 

28 

46. 

262 

.08 

0.6 

3 

Filter  Plant  -  Raw  Water 

1 

43 

7.0 

30 

63 

26. 

1.8 

.16 

.XX 

6.4 

30 

*5. 

260 

.03 

0.6 

3 

Entrance  to  Filters 

1 

23 

6.7 

20 

63 

27. 

1.8 

.07 

.11 

5.9 

38 

45. 

262 

.04 

0.6 

3 

Filter  Effluent 

0 

2 

7.4 

35 

63 

35. 

1.9 

.02 

.04 

5.9 

38 

47. 

287 

.00 

0.7 

3 

Stony  Brook  Res.  Surface  near  Gatehouse 

1 

53 

6.8 

27 

56 

26. 

1.8 

.24 

.10 

6.9 

23 

43. 

210 

.04 

0.6 

3 

Upper  Hobbs  Brook  Res.  "      "  " 

0 

38 

6.5 

19 

52 

41. 

2.0 

.18 

.13 

1.7 

17 

72. 

283 

.08 

0.4 

3 

Lower  Hobbs  Brook  Res.  "      "  " 

0 

35 

6.8 

19 

55 

52. 

2.2 

.11 

.09 

0.5 

18 

76. 

283 

.06 

0.3 

3 

Cheshire 

Kitchen  Brook  Res.  Tap  in  Town 

0 

3 

7.2 

40 

42 

0.8 

0.2 

.03 

.00 

4.8 

5 

1.5 

87 

.00 

0.2 

3 

Cheater 

Austin  Brook  Reservoir 

0 

0 

7.4 

16 

15 

2.0 

1.0 

.03 

.00 

9.0 

9 

1.0 

48 

.01 

.01 

1 

Horn  Pond 

0 

0 

6.8 

13 

14 

1.0 

1.0 

.15 

.01 

1.8 

9 

1.0 

42 

.01 

0.1 

1 

Analysis  of  the  Wa 
Averages  of  Chemical  Analyses  i 


ter  of  Public  Water  Si 
of  Surface  Water  Sourc 


uppl ies 
es  for  Yea 


r  1972 


City  or  Town 


Source 


Milligrams  per  Liter 


Chicopee 

Clinton 

Cohasaet 


Colrain 
Concord 
Dal ton 


Tap  in  City  -  MDC 

Wachusett  Supply  Tap  in  P.S.  No.  Dike 
Tap  on  System 

Lily  Pond  4  Dug  Well  P.S.  #4  -  Raw 
Lily  Pond  4  Dug  Well  #4  -  Pinished 
Mountain  Brook  Reservoir 
Nagog  Pond  near  Gatehouse 
Anthony  Brook 

Egypt  Brook  -  Upper  Reservoir 
Windsor  Reservoir 

Raw  water  at  Entrance  to  Settling  Tank 
Pilt.  water  at  Filter  Plant 
Tap  in  Town 


0 
0 

23 
128 
32 
0 

8 

29 
17 
26 
27 
21 
25 


6.7 
6.7 
7.0 
6.5 
6.8 
7.4 
6.9 
5.7 
5.7 
6.2 
6.2 
6.8 
6.9 


7 

6 

23 

11 

13 

49 

19 

5 

5 

20 
9 
16 
17 


10 

14 
78 
26 

73 
42 
18 


23 
13 
20 
22 


2.9 
6.7 
19. 
20. 
17. 
4.0 
19. 
0.9 
0.8 
2.9 
1.6 
1.6 
2.7 


0.5 
0.8 
1.0 
0.8 
0.8 
1.0 
1.0 
0.5 
0.5 
0.6 
0.5 
0.6 
0.6 


.05 
.04 

.13 
0.6 

.13 
.06 
.04 
.16 
.10 
.16 
.19 
.06 
.13 


.02 
.03 
.08 
.15 
.11 
.01 
.01 

.09 
.09 
.07 
.09 

.01 
.01 


2.7 
3.7 
7.4 
3.8 
4.3 
5.4 
0.8 
5.8 
6.0 
4.4 

3.3 
5.2 
4.0 


6 
7 
6. 

25 

66 

4 

8 

7 

7 

9 

7 

6 

6 


3.7 
11. 
31. 
25. 
29. 
5.8 
24. 
1.2 
1.3 
3.1 
3.0 
2.2 
2.8 


42 

62 

262 

172 

225 

115 

90 

39 

33 

65 

41 

50 

58 


.04 
.00 
.00 

.01 

.00 
.01 

.01 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 


0.1 

0.1 
0.8 
0.1 
0.1 
0.2 
0.4 

0.3 
0.3 

0.2 
0.2 
0.3 
0.2 


Analysis  of  the  Water  of  Public  V.'ater  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Surf  ace  V.'ater  Sources  for  Year  1972 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

lilliRrams 

per  Liter 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

Ql 
<A 

C 
W 

w 
c 
JS 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Dal ton  -  New  Junction 

0 

5 

7  4 

57 

58 

0.9 

0.5 

.03 

.00 

4.2 

7 

4.5 

114 

.02 

0.0 

3 

Danvers 

Middle ton  Pond  -  Direct 

0 

120 

ft  ft 

10 

24 

6.3 

0.4 

.22 

.07 

2.7 

21 

o2 

.01 

u.  1 

3 

Swan  Pond 

0 

65 

ft  Q 

15 

22 

3.7 

0.3 

.16 

.02 

0.5 

14 

3.3 

66 

.00 

0.0 

3 

Emerson  Brook 

0 

292 

ft  n 

11 

24 

11. 

0.5 

.73 

.08 

5.8 

20 

21., 

99 

.01 

0.0 

3 

Danvers  State  Hosp. 

Tap  in  Pump  House 

0 

62 

f  f 

19 

33 

10. 

0.5 

.20 

.08 

^.3 

15 

18. 

123 

.02 

0.2 

3 

Dartmouth 

Mixed  New  Bedford  4  Dartmouth  Water 

114 

0.4 

at  Elevated  Tank 

0 

5 

6.1 

23 

20 

11. 

1.2 

.06 

.02 

11. 

15 

11. 

.01 

3 

New  Bedford  Water  Tap  in  Allen  St.,P.S. 

1 

3* 

6.6 

16 

20 

14. 

1.0 

.43 

.08 

3.7 

11 

15. 

98 

.01 

0.1 

3 

Tap  on  System 

0 

7 

6.3 

20 

29 

9.6 

1.0 

.19 

.02 

8.8 

15 

9.3 

107 

.01 

0.3 

3 

Deerf ield 

Roaring  Brook  Reservoir 

0 

13 

7.2 

hi 

39 

2.7 

0.9 

.14 

.02 

8.8 

9 

3.2 

93 

.00 

0.1 

3 

No.  Dighton 

Taunton  Water,  Tap  at  452  School  St. 

0 

13 

6.2 

8 

13 

8.3 

0.7 

.22 

.05 

0.8 

4 

14. 

75 

.01 

0.1 

3 

Dlghton-Segregansett 

Taunton  Water 

1 

13 

6.6 

17 

27 

11. 

0.9 

.24 

.31 

6.0 

13 

29. 

114 

.04 

0.4 

3 

Tap  on  System 

0 

3 

6.1 

26 

48 

11. 

1.4 

.08 

.02 

12. 

23 

8.0 

158 

.00 

1.9 

3 

Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Surf  ace  Water  Sources  for  Year  19J2 


City  or  Town 


Source 


Milligrams  per  Liter 


Egremont 
Pairhaven 
Pall  River 


Palmouth 


Pitchburg 


Goodale  Brook  Reservoir 

New  Bedford  Water 

Tap  in  Water  Works  Building 

No.  Watuppa  Pond  -  3urface 

Noquochoke  P.  S.  Industrial  Supply 

Tap  in  City  Hall 

Long  Pond  -  Raw  Water 

Long  Pond  after  Treatment 

Tap  in  Town  Hall 

Pallulah  Brook  at  Shattuck's  Res. 
Lovell  Reservoir  at  Dam 
Meetinghouse  Pond  at  Gatehouse 


0 

15 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


6 

153 
28 

32 

180 

19 

8 

2 

5 

27 

16 

15 


7.0 
6.5 
5." 
6.2 
5.2 
5.3 
6.7 
6.5 
6.8 
6.1 
5.8 
6.1 


35 

17 

4 

6 

7 

5 

10 

6 

11 

5 

4 

7 


37 
21 
18 
18 
14 
18 
10 
10 

11 

9 
8 

13 


2.3 
16. 

7.3 
7.3 
7.7 
7.3 
8.0 
8.7 
8.7 
5.0 
4.7 
5.3 


0.2 
1.0 
0.8 
0.8 

1.2 

0.8 
0.6 
0.6 
0.6 
0.7 
0.5 
0.9 


.01 
^.3 
.69 
.06 
0.7 
.30 
.03 
.03 
.06 
.15 
.09 
.09 


.00 
.31 
.05 
.03 
.11 
.07 
.01 
.00 
.00 
.04 
.05 
.05 


5.2 
2.2 
1.8 
1.7 
6.7 
1.8 

2.3 
2.4 
2.6 
3.8 
5.5 
3.1 


5 

28 

14 

15 

25 

13 

5 

0 

0 

8 

7 

7 


10. 
19. 
15. 
12. 
12. 
13. 
11. 
12. 
11. 
6.7 
5.3 
9.5 


82 

124 

86 

76 

71 

82 

58 

59 

63 

46 

42 

56 


.00 
.12 
.00 
».01 
.02 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.02 


0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 


Averages  of  Chenical  Analyses 

of Surface  Water 

Sources  for  Year  1972 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

lilliRrams 

per  Liter 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 
CO 
01 

c 

CO 

00 

a 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Pitchburg 

Scott  Reservoir  at  Gatehousa 

0 

9 

6.1 

5 

11 

5.0 

0.8 

.05 

3.3 

6 

6.7 

48 

.03 

0.1 

3 

Wachuaett  Lake  at  Gatehouse 

0 

14 

6.9 

5 

8 

7.3 

0.6 

.08 

3.3 

5 

11. 

54 

.03 

0.1 

3 

Tap  at  City  Hall  (Low  Service) 

0 

18 

5.7 

4 

8 

5.0 

0.6 

.19 

04 

3.8 

6 

7.3 

46 

.00 

0.0 

3 

Tap  at  Water  Shop 

0 

9 

6.0 

5 

11 

5.0 

0.7 

.29 

2.9 

5 

8.8 

53 

.00 

0.0 

3 

Mare  Meadow  Reservoir 

0 

25 

6.0 

5 

9 

4.0 

0.6 

.32 

.03 

2.7 

5 

7.0 

43 

.02 

0.1 

3 

Pramingham 

MDC  -  Edgell  Road  P.  S. 

0 

9 

6.0 

5 

14 

6.0 

0.8 

.04 

.02 

3.9 

8 

12. 

60 

.00 

0.2 

3 

MDC  -  Grove  St.  P.  S. 

0 

4 

6.0 

5 

11 

6.0 

0.8 

,.0? 

.02 

4.0 

8 

11. 

61 

.00 

0.2 

3 

MDC  -  Pleasant  St.  P.  S. 

0 

7 

6.0 

6 

14 

6.0 

0.8 

.03 

.02 

4.0 

7 

12. 

62 

.00 

0.2 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

8 

6.0 

5 

14 

6.0 

0.8 

.04 

.02 

3.6 

7 

11. 

61 

.00 

0.2 

3 

Gardner 

Crystal  Lake  near  P.  S. 

1 

33 

6.5 

11 

20 

12. 

1.3 

.22 

.05 

3.7 

12 

20. 

113 

.01 

0.1 

3 

Parley  Brook 

0 

60 

6.1 

5 

12 

5.7 

0.7 

,90 

.07 

3.9 

10 

8.3 

59 

.00 

0.1 

3 

Gloucester 

Babson  Reservoir 

1 

112 

5.4 

5 

13 

14. 

0.6 

0.7 

.17 

8.1 

13 

23. 

101 

.00 

0.1 

3 

Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Surface  Water  Sources  for  Year  1972 


City  or  Town 


Source 


Milligrams  per  Liter 


Gloucester 


Dike's  Brook  Res.  near  Gatehouse 
Haskell  Res.  Surface  near  Gatehouse 
Wallace  Reservoir 
Tap  in  City 
Goose  Cove  Reservoir 
Klondike  Quarry 

Dirt. 

Great  Barring ton  Fire    East  Mountain  Reservoir 

Infiltration  Gallery,  Tap  in  P.  S. 
Green  River  opposite  Infiltration  Gal. 

Long  Pond  near  Gatehouse 
Filtered  water  at  Filter  Plant 
Glen  Brook  -  Upper  Reservoir 


iSuSlt§nf?ingt°n- 
Great  Barring ton 
Greenfield 


26 

25 

19 

3 

73 

19 

13 

2 

7 

16 
14 
11 


5.1 
5.0 
5.7 
7.0 
6.4 
6.1 
7.2 
7.3 
7.6 

7.6 
7.6 
7.1 


4 
3 
5 
14 

5 
6 

42 

110 

98 

80 
79 
31 


8 

13 

9 

34 

11 

15 

43 

111 

97 

71 
84 

45 


7.0 
23. 
9.3 
8.7 
8.3 
8.0 
1.3 
3.7 
4.3 

1.5 
1.0 
3.3 


.40 
.22 
.16 
.03 
.59 
.10 
.06 
.02 
.02 

.02 
.02 
.04 


.18 
.39 
.05 
.04 

.13 
.01 
.01 

.03 

.00 

.02 
.02 
.02 


2.9 
6.9 
4.0 
4.4 
4.7 
6.0 
3.9 
4.9 
4.8 

0.8 
0.9 
6.6 


10 
12 
7 

26 
12 
10 

5 

11 
10 

9 
8 

10 


10. 
39- 
14. 
16. 
11. 
12. 
2.3 
6.5 
7.5 

11. 
12. 
4.5 


62 

152 

69 

122 

65 

74 

93 

222 

198 

154 
156 
105 


.02 

.03 

.02 
.01 
.00 
.01 
.02 
.00 
.00 

.00 
.00 
.02 


0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.7 

0.9 
o.i 

0.1 

0.3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Surf  ace  Water  Sources  for  Year  1972 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

_ 

lilligrams 

per  Liter 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

Manganese 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

z 
ce 

•H 

c 
0 

Nitrate  N 

Greenfield 

Pi It.  Plant  -  Raw  Water 

0 

15 

7.2 

40 

46 

3.0 

1.1 

.05 

.01 

6.6 

10 

3.8 

110 

.01 

0.4 

3 

Filter  Plant  -  Settled  Water 

2 

25 

7.3 

^5 

*5 

3.3 

1.1 

.32 

.04 

7.0 

12 

4.2 

111 

.00 

0.4 

3 

Filter  Plant  -  Outlet  of  filters 

0 

0 

7.0 

5* 

37 

3.3 

1.1 

.01 

.00 

9.2 

8 

4.0 

78 

.00 

0.3 

3 

Tap  in  Town 

0 

5 

7.0 

38 

44 

3.7 

1.0 

.11 

.01 

7.7 

10 

6.7 

109 

.00 

0.6 

3 

Hatfield 

Running  Gutter  Brook  Res.  Tap  in  town 

0 

10 

7.1 

24 

36 

3.3 

1.0 

.03 

.00 

13. 

12 

3.2 

92 

.00 

2.3 

3 

Haverhill 

Millvale  Res.  Tap  in  P.  S. 

2 

108 

7.8 

21 

37 

21. 

1.5 

1.6 

.11 

7.9 

21 

36. 

185 

.02 

0.1 

3 

Crystal  Lake  near  Intake  -  Raw  Water 

0 

28 

7.0 

17 

29 

10. 

1.3 

.39 

.01 

2.5 

15 

18. 

117 

.00 

0.0 

2 

Kenoza  Lake  P.  S. 

0 

22 

6.6 

13 

37 

15. 

1.3 

.06 

.03 

5.8 

16 

28. 

155 

.00 

0.0 

3 

Johnson's  Pond  P.  S. 

0 

28 

6.7 

25 

38 

7.7 

1.4 

.06 

.04 

2.5 

13 

15. 

126 

.03 

0.1 

3 

Gale  Hill  Reserwoir  Outlet 

0 

25 

6.8 

13 

33 

13. 

1.2 

.08 

.03 

4.0 

14 

25. 

140 

.01 

0.0 

3 

Hingham 

Accord  Pond  at  Gatehouse 

0 

21 

7.8 

5 

19 

24. 

0.9 

.19 

.22 

0.7 

10 

40. 

156 

.02 

0.1 

3 

Accord  Pond  Outlet  of  2"  Pipe 

0 

178 

5.8 

9 

27 

21. 

1.0 

.60 

.08 

7.9 

22 

35. 

153 

.01 

0.5 

2 

Pulling  Mill  P.  S.  -  Treated  Water 

0 

13 

7.0 

48 

56 

17. 

0.8 

.12 

.16 

11. 

11 

3.0 

182 

.00 

0.6 

3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Mater  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Surf aoe v.'ater  Sources  for  Year  1972 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

"c. 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 
(0 

c 
« 

c 

(0 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Hinsdale 

Reservoir  from  tap 

0 

5 

5.3 

2 

6 

0.8 

0.4 

.10 

.10 

4.2 

11 

1.5 

40 

.00 

0.1 

1 

Holbrook 

Randolph-Holbrook  Joint  Supply  -  Tap 

0 

12 

6.5 

32 

54 

38. 

1.9 

.06 

.04 

10. 

27 

51. 

277 

.01 

1.2 

3 

Holden 

Musehopauge  Lake  -  Tap  in  Town 

0 

12 

6.6 

17 

16 

4.7 

1.5 

.04 

.02 

1.4 

8 

3.7 

69 

.03 

0.1 

3 

Hoi yoke 

Manhan  Reservoir  -  Outlet 

0 

18 

6.7 

10 

11 

3.3 

0.4 

.05 

.03 

7.5 

5 

2.5 

37 

.00 

0.0 

3 

Hugh  McLean  Res.  Surface  near  Gatehous* 

3 

2 

6.6 

13 

16 

4.3 

0.3 

.06 

.01 

5.4 

6 

6.0 

56 

.01 

0.1 

3 

White  Res.  Surface  near  Gatehouse 

5 

17 

6.5 

14 

14 

2.0 

0.4 

.06 

.01 

6.5 

6 

1.7 

*3 

.02 

0.0 

3 

Wright  &  Ashley  Ponds,  Sur.  near  Gate. 

3 

12 

6.5 

15 

16 

2.3 

0.4 

.08 

.02 

5.4 

6 

2.5 

48 

.01 

0.0 

3 

Whiting  St.  Res.  Surface  near  Gate. 

2 

13 

6.9 

48 

50 

6.7 

0.5 

.03 

.01 

3.2 

11 

15. 

137 

.02 

0.0 

3 

Hudson 

Gates  Pond  near  Gatehouse 

0 

29 

6.7 

11 

21 

3.0 

1.0 

.04 

.01 

1.4 

13 

6.7 

65 

.02 

0.0 

3 

Pesgate  Brook 

2 

150 

6.3 

10 

31 

3.5 

0.8 

.23 

.16 

6.5 

32 

7.3 

86 

.04 

0.6 

2 

Ipswich 

Bull  Brook  Reservoir  near  Gatehouse 

1 

500 

6.3 

19 

24 

8.0 

o.8 

.50 

.07 

6.0 

17 

12. 

78 

.02 

0.2 

1 

Bow's'  Brook  Reservoir  near  Gatehouse 

0 

37 

6.4 

17 

24 

12. 

0.9 

.31 

.10 

6.9 

7 

20. 

118 

.03 

0.1 

3 
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Analysis  of  the  Wa 
Averages  of  Chemical  Analyses  i 


ter  of  Public  Water  Supplies 
of  Surf  ace  Water  Sources  f  or  Yea 


r  1972 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Sanples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

10 

01 

c 

CO 

00 

c 

CO 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Lawrence 

rl  t:  I  I  X I  Uii    A    IVLVCI  «     XllU^UVt:     AO    r  J.  X  b  •  rioilb 

1 

45 

6.5 

16 

19 

12. 

1.2 

.47 

.26 

6.3 

12 

17. 

99 

1.0 

0.4 

2 

.06 

6.0 

0.4 

to  Rapid  Sand  Filter 

0 

2 

5.6 

5- 

54. 

12. 

1.1 

.12 

19 

20. 

112 

.21 

3 

Effluent  -  Rapid  Sand  Filter 

0 

5 

5.3 

4 

25 

12. 

1.1 

.08 

.06 

5.8 

19 

21. 

83 

.27 

0.4 

^3 

Outlet  of  Dist.  Reservoir 

0 

5 

7.1 

19 

40 

12. 

1.1 

.11 

.05 

6.1 

18 

20. 

135 

.21 

0.4 

3 

Tap  at  Central  Pire  Sta. 

1 

16 

7.3 

20 

42 

12. 

1.1 

.43 

.04 

6.4 

18 

25. 

138 

.08 

0.5 

3 

Tap  at  Experiment  Station 

0 

5 

7.5 

20 

41 

11. 

1.1 

.39 

.06 

6.5 

18 

22. 

140 

.20 

0.3 

3 

Lee 

Basin  Pond  Brook 

15 

55 

7.0 

11 

15 

L.3 

0.6 

.26 

.01 

5.1 

11 

1.2 

41 

.04 

0.1 

3 

Codding  Brook  -  Upper  Reservoir 

3 

14 

6.6 

7 

11 

1.0 

0.5 

.23 

.14 

4.7 

7 

1.0 

35 

.04 

0.1 

3 

Codding  Brook  -  Lower  Reservoir 

0 

8 

7.2 

44 

46 

1.3 

0.6 

.03 

.00 

7.3 

10 

1.2 

96 

.01 

0.1 

3 

Leicester 

Henshaw  Pond  -  Direct 

l 

45 

6.6 

17 

19 

10. 

1.5 

.17 

.02 

2.4 

7 

17. 

94 

.03 

0.1 

3 

Filter  water  -  Tap  in  P.  S. 

0 

35 

6.5 

19 

28 

16. 

2.3 

.16 

.01 

4.0 

10 

28. 

141 

.01 

0.3 

3 

Lenox 

Lower  Root  Res.  near  Gatehouse 

0 

12 

7.5 

68 

58 

1.0 

0.3 

.02 

.02 

3.6 

5 

1.2 

129 

.01 

0.0 

3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Surf  acel-.'ater  Sources  for  Year  1972 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

Milligrams 

per  Liter 

No .  of  Sanples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 
It) 

<u 
c 
to 
oc 
c 
to 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Mlcromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Lenox 

Woolsey  Reservoir  near  Gatehouse 

0 

12 

7.* 

56 

51 

1.1 

0.7 

.03 

.02 

5.3 

9 

1.0 

118 

.00 

0.0 

3 

Leominster 

Pall  Brook  Reservoir  -  Surface 

0 

22 

6.4 

4 

7 

3-0 

0.6 

.11 

.08 

3.9 

5 

4.0 

31 

.01 

0.1 

3 

Siramonds  Pond  -  Raw  Water 

0 

30 

5.5 

3 

6 

6.7 

0.5 

.20 

.08 

4.7 

5 

11. 

50 

.02 

0.0 

3 

Sinmonds  Pond  -  Pinal  Water 

0 

12 

9.1 

21 

22 

11. 

0.4 

.05 

.07 

5.1 

10 

13- 

95 

.02 

0.0 

3 

Dist.  Res.  near  Gatehouse 

0 

12 

6.5 

4 

6 

3.3 

0.4 

.06 

.06 

5.4 

.3 

7.3 

38 

.01 

0.0 

3 

Lincoln 

Sandy  Pond  near  Gatehouse 

0 

5 

5.9 

5 

14 

5.0 

0.6 

.03 

.06 

0.6 

13 

9.0 

60 

.04 

0.0 

1 

Lowell 

Merrimack  River  -  Raw  Water 

1 

50 

6.5 

14 

16 

10. 

1.1 

.22 

.05 

6.4 

10 

13. 

90 

0.8 

0.2 

3 

Outlet  of  Settling  Tank  before  Pilt. 

0 

17 

5.4 

7 

16 

15. 

1.2 

.14 

.06 

6.3 

25 

17. 

132 

0.5 

0.4 

3 

Pi Iter  Effluent 

0 

11 

6.9 

15 

16 

22. 

1.2 

.05 

.05 

6.0 

27 

18. 

138 

0.5 

0.4 

3 

Tap  at  6th  St.  Meter  Shop 

0 

8 

7.5 

19 

18 

22. 

1.2 

.07 

.06 

5.7 

27 

15. 

151 

0.4 

0.4 

3 

Ludlow 

Tap  in  Town 

0 

16 

6.8 

7 

16 

5.3 

0.9 

.07 

.10 

2.2 

8 

10. 

74 

.01 

0.2 

Lynn 

Birch  Pond  near  Gatehouse 

1 

34 

7.0 

22 

41 

26. 

1.3 

.07 

.04 

1.4 

17 

44. 

203 

.02 

0.2 

2 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  V.'ater  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Surface  Water  Sources  for  Year  1972 


City  or  Town 


Source 


Milligrams  per  Liter 


o  o 
(J  x. 

e 


Lynn 


Manchester 


Marlborough 


Maynard 


Breed' 8  Pond  near  Gatehouse 

Hawkes  Pond  near  Gatehouse 

Walden  Pond  near  Gatehouse 

Saugus  Riv.  at  Intake  to  Lynn  Wat.  Wka 

Ipswich  River  at  Intake 

Tap  in  City 

Gravel  Pond-Surface  near  Intake 
Gravel  Pond-Tap  in  P. 3.  -  Treated 
Millham  Brook,  Reservoir  near  P.  S. 
Lake  William  near  P.  S. 
MDC  Supply 

White  Pond  near  Gatehouse 


37 

120 

48 

95 

120 

30 

7 

5 

37 
16 
18 
9 


7.0 

6.9 

7.2 

6.9 

6.7 

6.8 

6.8 

6.8 

6.7 

7.1 

68 

6.9 


27 
64 

33 
68 
21 
22 
11 
11 
15 
17 
7 

10 


42 
74 
51 
79 
38 
48 
21 
26 
42 
59 
14 
14 


27. 
32. 
30. 

y*. 

24. 

28. 

8.7 
10. 
30. 
74. 
6.0 
7.5 


0.8 
1.5 
1.5 
1.1 
1.7 
1.4 
1.1 
1.4 
2.4 
3.0 
0.8 
0.9 


,06 
.24 
.11 
.11 
.62 
.16 
.06 
.18 
.17 
.04 
.02 
.06 


.01 
.07 
.04 
.05 
.06 
.03 
.02 
.03 
.07 
.04 
.02 
.02 


1.7 
10. 
2.4 
16. 
9.6 
3.6 
1.8 
2.7 
7.6 
1.0 
3.9 
3.1 


16 

13 

17 

10 

19 

19 

11 

15 

21 

21 

7 

5 


46. 

56. 

51- 

59. 

39. 

55. 

11. 

15. 

52. 

100. 

11. 

12. 


225 

290 

245 

310 

195 

250 

85 

109 

238 

460 

66 

65 


.04 
.04 
.01 
.02 
.01 
.01 
.01 
.00 
.02 
.03 
.01 
.01 


-  U  - 


Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  SurfaceWater  Sources  for  Year  1972 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

"E. 

Milligrams 

per  Liter 

No.  of  Sanples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 

a 

0) 

IB 

00 

c 

CO 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Methuen 

Tap  in  Town  -  Lawrence  Supply 

0 

3 

7.2 

18 

36 

15. 

1.3 

.09 

.03 

5.2 

19 

28. 

160 

.03 

0.7 

3 

Metropolitan 

Framingham  Res  #J  near  Gatehouse 

1 

32 

6.9 

21 

38 

28. 

1.1 

.14 

.07 

1.6 

15 

52. 

203 

.02 

0.2 

3 

Sudbury  Reservoir  near  Gatehouse 

1 

32 

6.9 

15 

37 

23. 

2.0 

.12 

.05 

1.2 

16 

47. 

193 

.08 

0.2 

3 

Chestnut  Hill  Terminal  Chamber  Gate. 

1 

17 

6.9 

10 

23 

11. 

1.0 

.05 

.04 

1.9 

10 

21. 

109 

.05 

0.3 

3 

Norumbega  Reservoir  at  Outlet 

0 

12 

6.8 

6 

15 

6.0 

0.8 

.03 

.02 

3.5 

6 

10. 

59 

.01 

0.2 

3 

Walkers  Brook  Effluent 

0 

15 

6.5 

23 

63 

90. 

4.1 

.02 

.17 

9.5 

21 

153. 

445 

.04 

0.6 

2 

Weston  Reservoir  at  Gatehouse 

1 

10 

6.8 

8 

15 

6.0 

0.7 

.04 

.03 

4.0 

6 

11. 

59 

.00 

0.3 

2 

Boston  -  600  Washington  Street 

0 

8 

ft 

7 

15 

6.2 

0.8 

.07 

.04 

4.4 

7 

11. 

71 

.10 

0.3 

2 

Metropolitan- Revere 

Tap  in  Revere 

1 

>o 

6.7 

9 

17 

7.0 

0.9 

.27 

.01 

3.6 

7 

12. 

74 

.02 

0.3 

2 

"  Stoneham 

Spot  Pond  from  Gatehouse 

0 

7 

6.9 

8 

17 

8.0 

0.8 

.06 

.03 

2.9 

7 

14. 

78 

.02 

0.1 

3 

"  Clinton 

Entrance  to  Aqueduct  in  Power  House 

0 

18 

6.9 

8 

12 

6.0 

0.8 

.33 

.32 

4.0 

9 

10. 

65 

.02 

0.2 

3 

Qjoinapoxet  R.  above  Dam  at  Oak  dale 

0 

55 

6.9 

8 

12 

9.3 

1.1 

.16 

.02 

7.4 

9 

16. 

79 

.02 

0.3 

3 

Stillwater  R.  above  High  Wa^Mark  of 

0 

42 

6.6 

9 

13 

6.0 

1.1 

.17 

.03 

7.3 

10 

9.3 

70 

.02 

0.4 

3 

15  - 


I 


Analysis  of  the  Wa 
Averages  of  Chemical  Analyses  i 


ter  of  Public  Wi 
of  Surface  V.'ater 


'ater  Supplies 
Sources  for  Yea 


r  1972 


City  or  Town 


Source 


Milligrams  per  Liter 


o  o 
u  x 
E 

•  o 


Metropolitan  -  Clinton      Gates  Brook  just  above  Reservoir 

Wachusett  Reservoir 
Milford  Charles  River,  Inlet  to  Filters 

Wells,  Outlet  of  Filters 
Milton  MDC  -  Tap  on  System 

Monroe  Raw  Water  at  Filter  Plant 

Filtered  water  at  Filter  Plant 
Lake  Pleasant  -  Direct 
MDC  -  Tap  in  P.  S. 


Montague 
Needham 
New  Bedford 


Great  Ojuitticas  Pond  near  Outlet  to 
Little  Ojuitticas  Pond 

Little  Ojuitticas  Pond  at  Intake 

High  Hill  Reservoir  at  Outlet 


1*0 
18 
49 
22 
22 
11 
10 
7 

13 

60 
27 

22 


7.1 
7.0 
6.2 
7.4 
6.6 
7.0 
7.0 
6.3 
6.2 

6.3 
6.3 
6.9 


48 

8 

8 

29 

12 

13 
14 

6 

5 

5 
5 

13 


71 

13 

26 

16 

21 

17 

18 

9 

14 

12 
12 
12 


51. 
6.3 
12. 
15. 
10. 
2.0 
2.0 
3.0 
6.0 

7.7 
7.3 
15. 


3.1 
0.8 
1.1 
0.6 
1.2 
0.8 
0.8 
0.4 
0.7 

0.7 
0.7 

0.6 


.20 
.08 
.33 
.32 
.23 
.06 
.06 
.06 
.05 

.14 
.14 
.14 


.08 
.02 
.12 
.09 
.04 
.00 
.00 

.03 

.02 

.07 
.04 

.04 


12. 
3.3 
5.5 
7.1 
5.6 
6.8 
10. 
6.2 
5.1 

3.1 
3.0 
2.9 


20 

8 

12 

5 

9 

5 

6 

8 

8 

9 
8 
7 


83. 
10. 
24. 
11. 
16. 
1.8 
2.7 
3.8 
9.3 

12. 
12. 
14. 


380 

67 

100 

111 

98 

48 

49 

42 

64 

63 
63 
89 


.04 
.01 

.01 

.00 
.00 
.00 
.00 
.02 

.17 

.01 
.01 

.01 


-  16  - 


Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Surf  ace  Water  Sources  for  Year  19J2 


City  or  Town 

Source 

Milligrams 

per  Liter 

Turbidity 

Color 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

to 

01 

c 

CO 

u 
c 
re 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

No.  of  Sanples 

New  Bedford 

Long  Pond  -  Upper  End 

0 

77 

6.4 

5 

12 

9.3 

0.8 

.33 

.09 

2.7 

9 

15. 

70 

.01 

0.0 

3 

Tap  in  Pumping  Station 

0 

35 

7.2 

18 

12 

16. 

0.7 

.23 

.05 

3.2 

8 

14. 

91 

.00 

0.0 

3 

Tap  in  City  Hall 

0 

26 

7.0 

15 

12 

15. 

.07 

.24 

.05 

2.9 

6 

16. 

95 

.00 

0.0 

3 

Newbury port 

Artichoke  River,  Intake  at  Upper  Dam 

0 

53 

6.8 

24 

31 

10. 

0.8 

.37 

.03 

2.7 

10 

17. 

109 

.01 

0.0 

3 

-   17  - 


Analysis  of  the  Va 
Averages  of  Chemical  Analyses  i 


iter  of  Public  Water  Supplies 
of  Surf aceV.'ater  Sources  for  Yea 


r  19 


72 


City  or  Town 


Source 


Milligrams  per  Liter 


New bury  port 


Newton 
North  Adams 


Northampton 

North  Andover 
North  Attleboro 


Mixed  Raw  Water  Applied  to  Filter 

Tap  at  City  Hall 

Tap  in  Main  P.  S.  -  Pinal 

MDC  -  Tap  on  System 

Broad  Brook  above  Intake 

James  Brook 

Mount  Williams  Reservoir 

Notch  Brook  Reservoir 

Middle  Res.  Roberts  Meadow  Brook 

Mountain  St.  Reservoir  near  Gate. 

Great  Pond  after  Treatment 

Brook  above  Puller  Pond 


38 
6 

16 

18 

12 

9 

8 

13 

37 

10 

37 

13 


6.7 
6.7 
6.6 
6.5 
7.1 
7.5 
7.6 
7.7 
7.0 
7.1 
7.3 
6.5 


24 

23 
24 

7 

17 
62 
74 
69 
17 
24 
18 
19 


86 
55 
52 
15 
19 
57 
73 
67 
20 
25 
33 
4l 


19. 
17. 
17. 
6.3 
0.9 
0.9 
2.1 
0.9 
2.4 
2.0 
11. 
20. 


2.3 
1.5 
1.4 
0.8 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.7 
0.9 
1.3 
1.8 


0.7 
.28 
.35 
.04 
.02 
.01 
.04 
.09 
.24 
.09 
.08 
.08 


.05 
.03 
.04 
.01 
.00 
.00 
.01 
.01 

.03 
.04 
.08 
.13 


ll. 
4.5 
7.7 
4.3 
5.1 
5.6 
3.9 
3.3 
8.8 
7.6 
1.2 
9.0 


19 

21 

21 

6 

7 

4 

9 

7 

6 

6 

14 

32 


62 

37. 

35. 

11. 

1.3 

1.3 

3.7 

1.8 

4.8 

2.5 

12. 

30. 


277 

180 

198 

68 

46 

113 

150 

129 

51 

64 

120 

173 


.01 
.00 
.00 
.17 
.00 
.00 
.00 
.01 
.00 
.00 
.01 
.00 


-  18  - 


Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Surface Water  Sources  for  Year  L9 •* 


City  or  Town 


Source 


MilliRrans  per  Liter 


o  o 
u  x 
E 
•  o 


North  Brookfield 

Northfield 

Orange 

Palmer  (Thorndike) 
Palmer  -  PI re  Dist.#l 

Pax ton 

Peabody 


Doane  Pond  near  Gatehouse 
North  Pond  near  Gatehouse 
Upper  Res.  on  Louisiana  Brook 
Northfield  Seminary  -  Tap 
Coolidge  Brook  Reservoir 
Hamilton  Reservoir 
Graves  Brook,  Upper  Reservoir 
Graves  Brook,  Lower  Reservoir 
Asnebumskit  Pond  near  P.  S. 
Spring  Basin,  Tap  in  P.  S. 
Spring  Pond  near  Gatehouse 
Suntaug  Lake  near  Gatehouse 


50 
38 
7 
7 

45 

9 

25 

18 

15 

18 

22 

29 


6.4 
6.4 
6.9 
7.1 
6.4 

6.5 
6.5 
6.5 
6.4 
6.0 
7.1 
6.7 


11 

6 

15 

15 

8 

15 
11 

13 
11 
14 
22 
15 


15 
13 
17 
18 
20 
28 

15 
14 

22 
18 
40 
37 


4.7 
4.0 
2.0 
2.0 
3.0 
15. 
3.0 
3.0 
20. 
18. 
28. 
23. 


1.6 
1.4 
0.3 
0.3 
0.5 
1.5 
0.7 
0.7 
1.7 
2.4 
2.0 
1.7 


0.3 
.19 
.05 
.06 
.11 
.08 
.20 
.23 
.08 
.09 
.03 
.13 


.03 
.04 

.01 
.02 
.02 
.03 
.01 
.03 
.05 
.06 

.03 
.03 


2.5 
2.0 
8.8 
10. 
8.5 
14. 
12. 
13. 
9.4 
7.1 
0.8 
2.0 


10 

8 

8 

7 

9 

3 

5 

5 

6 

4 

18 
17 


6.7 
5.0 
1.3 
2.0 
4.5 
32. 
7.5 
5.5 
32. 
30. 
44. 
41. 


61 

53 

47 

49 

43 

133 

49 

45 

160 

130 

213 

175 


.05 
.04 
.01 
.00 
.00 
.01 
.00 
.00 
.01 
.00 

.03 

0.4 


-   19  - 


Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Surf  ace  Water  Sources  for  Year  1972 


City  or  Town 


Source 


Milligrans  per  Liter 


o  o 
o  x. 

E 


Pittsfield 


Plymouth 

QUINCY 
Randolph 

Rockl&tad 


Cleveland  Reservoir 
Farnham  Reservoir 
Ashley  Reservoir 
Ashley  Lake 

Upper  Sackett  Reservoir  near  Intake 
Tap  in  City  Hall 
Great  South  Pond  near  Outlet 
Little  South  Pond  near  Outlet 
MDC  -  Tap  on  System 
Great  Pond  -  Raw  Water 
Great  Pond  -  Finished  Water 
Abington-Rockland  Joint  Supply 


37 
6? 
40 
22 
3^ 

3* 

2 
5 

19 
12 

9 

18 


7.1 
6.4 
7.0 
7.0 
7.2 
6.6 
6.6 
6.5 
6.4 
6.7 
7.3 
6.6 


19 

7 

39 
13 
4l 

15 

6 

6 

8 

15 

28 

30 


24 

12 

43 

18 

4l 

22 

6 

6 

19 
44 
44 

52 


2.0 
0.9 
1.0 
0.9 
1.3 
1.3 
6.0 
6.0 
8.0 
42. 

51. 
38. 


0.9 
0.5 
0.7 
0.5 
0.5 
0.6 
0.4 
0.4 
1.0 
2.2 
2.3 
1.5 


,11 
.27 
.09 
.09 
.11 
.31 
.02 
.02 
.27 
.07 
.06 
.33 


.04 
.12 
.02 
.01 
.02 
.05 
.00 
.00 
.03 
.09 
.06 
.05 


4.5 
3.8 
3.0 
0.9 
4.7 
3.8 
1.7 
1.4 
3.6 
3.3 
2.8 
9.1 


9 

10 

10 

7 
8 
9 
3 
3 
9 

28 

27 
14 


2.0 
1.7 
1.3 
1.3 
1.5 
3.2 
9.0 
8.2 

13. 
61. 
60. 
61. 


59 
32 
88 
42 
85 
55 
47 
46 

83 
272 

297 
265 


.01 
.02 
.02 
.02 
.01 
.02 
.00 
.00 
.01 
.01 
.01 
.02 


-  20  - 


Analysis  of  the  Water  of  Public  V.'; 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Water 


later  Supplies 
•  Sources  for  Yea 


r  19 


City  or  Town 


Source 


Milligrams  per  Liter 


o  o 

E 


Rockport 

Russell 

Rutland 
Salem 


Scituate 


Upper  Carlson's  Quarry  -  Surface 

Cape  Pond  -  Raw  Water  -  Tap  in  P.S. 

Pinal  Effluent  -  Filter  Plant 

Black  Brook  Reservoir  before  Pilt. 

Black  Brook  Reservoir  after  Pilt. 

Muschopauge  Lake  near  P.  S. 

Putnamville  Reservoir 

Longham  Reservoir  at  Ent.  Wenham  Lake 

Wenham  Lake  Pilt.  Plant,  Raw  Water 

Outlet  of  Coagulation  Basin 

Pinal  Effluent  -  Tap  in  Salem  Filter 
Plant 

Old  Oaken  Bucket  Plant,  Raw  Water 


0 

13 

0 

3 

l 

o 

0 
2 
0 
0 

0 
5 


75 

8 

57 

42 

19 

50 

250 

50 

30 

15 
220 


6.5 
6.1 
7.2 
6.8 
6.8 
6.7 
7.0 
6.8 
6.7 
7.2 

7.1 
6.0 


10 

10 

28 

14 

15 

9 

15 

18 

21 

25 

21 
7 


17 
16 
53 
13 
17 
17 
40 
26 
47 
58 

60 
27 


9.3 
27. 
28. 
2.0 
2.3 
4.0 
16. 
14. 
23. 
23. 

22. 
27. 


0.9 
1.0 
1.1 

0.9 
1.0 
1.4 

1.5 
1.8 
1.2 
1.5 

1.5 
2.0 


.14 
.55 
.10 
1.1 
0.5 
.05 
.17 
2.4 
.16 
.13 

.05 
2.1 


.04 
.29 
.24 
.02 
.00 
.05 
.04 

.15 
.19 
.17 

.03 
.16 


5.4 
3.8 
3.6 
8.8 
8.3 
0.7 
0.7 
14. 
3.7 
3.5 

5.0 
6.8 


9 

22 

16 

7 

5 

14 

22 

18 

18 

21 

22 
18 


16. 
45. 
54. 
2.0 
2.7 
5.5 
29. 
23- 
41. 
44. 

43. 
45» 


87 

163 

238 

39 

50 

61 

160 

117 

102 

218 

215 
188 


.01 
.12 
.09 
.00 
.00 
.01 

.06 
.13 

.04 
.00 

.00 

.05 


0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.2 
0.1 

0.3 
0.3 

0.3 

0.2 


-  21  - 


Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Surf  ace  Water  Sources  for  Year  1972 


City  or  Town 


Source 


Milligrans  per  Liter 


Scituate 

Shelbarme 
Somerset 


Southborough 
South bridge 


South  Hadley 


Water 

Old  Oaken  Bucket  Pond  Plant,  Finished 
Tap  in  Town  Hall 

Pox  Brook  Intake  Reservoir  -  Direct 
Treatment  Plant  -  Raw  Water 
Treatment  Plant  -  Settled  Water 
Treatment  Plant  -  Finished  Water 
New  Station  -  MDC  Aqueduct 
Hatchet  Brook  Reservoir  #5  -  Direct 
Hatchet  Brook  Reservoir  #4  -Direct 
Hatchet  Brook  Reservoir  #5  -  Direct 
Cohasse  Brook  Reservoir 
Elmer  Brook,  Entrance  to  Filter 


12 
10 

3 

32 

2 

8 

5 

28 
20 
18 
80 
0 


6.8 
6.5 
7.1 
6.6 
5.7 
6.5 
6.3 
6.5 
6.2 
6.0 
5.9 
6.7 


16 

26 

3* 
10 

5 

12 

5 

6 

5 

8 

6 

19 


26 
50 
39 
20 
20 
21 
11 


7 

9 

33 


50. 
38. 
2.3 
5.9 
10. 
15. 
6.1 
1.9 
1.9 
1.8 
2.7 
7.0 


2.1 
1.3 
l.l 
l.l 
l.l 
1.3 
0.8 
0.5 
0.4 
0.4 
0.7 
0.5 


.05 
.04 

.03 

.22 
.04 
.07 
.04 
.11 
.08 
.11 

0.8 
.01 


.10 
.04 
.00 

.08 
.08 

.12 
.02 
.02 
.02 
.03 
.16 
.03 


6.1 
17. 
9.0 
1.1 
1.1 
1.1 
3.9 

3.7 
4.3 
5.6 
12. 


89 

31 

9 

19 

3* 

34 

7 

9 

6 

6 


44. 
48. 
2.7 
7.0 
8.0 
7.7 
10. 
2.8 
3.0 
2.0 

4.8 
11. 


295 

253 

89 

79 

99 

122 

65 

86 

31 

29 

39 

106 


.03 
.00 
.01 
.07 
.03 
.01 
.01 
.00 
.00 
.00 
.09 
.00 


Analysis  of  the  U'ater  of  Public  V.'ater  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Surf  ace  V.'ater  Sources  for  Year  1972 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

IilliRrams 

per  Liter 

No.  of  Sanples 

Alkalinity 

Hardness 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 

in 

01 

c 

18 

eo 
c 

CO 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Spec.  Cond. 
(Micromhos  /cm) 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Spencer 

Shaw  Pond,  Tap  in  Town  House 

o 

18 

6.1 

4 

7 

i 

2.0 

0.6 

.39 

.03 

0.8 

5 

3.7 

32 

.01 

0.0 

3 

Springfield 

Cobble  Mtn.  Reservoir,  Surface  at  DatV 

\j 

~*& 

7.1 

q 

12 

6.0 

0.6 

.12 

.04 

4.6 

7 

8.8 

55 

.01 

0.1 

2 

West  Parish  Filters,  Inlet  to  Sed.Basir 

0 

do 

6.5 

c. 
o 

7  fl 

0.6 

.04 

5.6 

7 

10. 

60 

.00 

0.1 

West  Parish  Filters,  Final  Eff.  of  \y 

.08 

4.8 

63 

.00 

0.1 

Sand  Filters 

0 

15 

6.1 

5 

13 

7.0 

0.6 

.02 

6 

11. 

3 

Ludlow  Reservoir  before  Filtration 

0 

28 

r  r- 

6.5 

9 

17 

5.7 

1.0 

.09 

.01 

2.5 

8 

8.8 

67 

.02 

0.0 

3 

Ludlow  Reservoir  after  Filtration-^/ 

0 

13 

6.4 

8 

17 

5.7 

1.0 

.09 

.01 

3.1 

8 

10. 

70 

.00 

0.1 

3 

Stockbridge 

Lake  Averic  near  P.  S. 

0 

13 

7.5 

51 

53 

1.1 

0.3 

.08 

.02 

2.3 

7 

2.2 

121 

.00 

0.0 

3 

S tough ton 

Collecting  Gallery  Muddy  Pond  P.  S. 

0 

5 

6.3 

17 

31 

15. 

1.0 

.23 

.05 

12. 

10 

22. 

155 

.00 

3.0 

3 

Stow 

Tap  at  Juniper  Hill  Water  Co. 

1 

8 

6.6 

38 

3 

42. 

0.7 

.20 

.02 

23. 

25 

22. 

173 

.00 

0.0 

3 

Sunderland 

Saw  Mill  Brook  Reservoir  -  Direct 

0 

3 

7.* 

57 

56 

3.0 

0.3 

.02 

.01 

12. 

10 

1.7 

124 

.00 

0.0 

3 

Tap  in  Town  -  Filtered  Water 

0 

0 

7.4 

60 

57 

3.0 

0.3 

.00 

.00 

13. 

8 

2.5 

125 

.00 

0.1 

3 

Swampscott 

MDC  Supply,  Tap  in  Town 

0 

8 

6.6 

7 

16 

7.0 

0.9 

.06 

.03 

3-3 

8 

13. 

73 

.02 

0.2 

2 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Surface  Water  Sources  for  Year  19J2 


City  or  Town 


Source 


Milligrams  per  Liter 


Swansea 

Taunton 


Tisbury 
Wakefield 


Wareham 


Coles  River  Brook,  Upstream  of  Midwood 
Asaawompsett  Pond  near  Gatehouse 
Elder's  Pond  near  Gatehouse 
Long  Pond  at  Ent.  to  Assawompsett  Pond 
Filter  Basin 

Prospect  Hill  Distribution  Reservoir 

Tap  in  City  Hall 

Lake  Tashmoo  near  P.  S. 

Crystal  Lake  -  Raw  Water 

Pinal  Effluent  of  Sand  Filters 

Tap  in  P.  W.  Bldg. 

Sand  Pond 


288 
28 
13 
70 
15 
8 
14 
0 
22 
7 


6.2 
6.5 
6.5 
6.1 
6.2 
5.9 
5.5 
6.2 
7.2 
6.9 
6.7 
7.1 


11 

4 

5 

5 

7 

4 

4 

10 

23 
29 
11 
5 


21 
18 
28 
12 
17 
14 
12 
35 
47 
54 
25 
7 


6.0 
10. 
9.3 
9.3 
18. 
8.3 
8.7 
54. 
25. 
31. 
13. 
6.0 


1.0 
0.8 
1.1 
0.9 
1.1 
0.8 
0.8 
3.0 

2.1 
2.6 
1.3 
0.6 


1.4 
0.7 
.08 

.27 
.09 
.13 
.23 
.03 
.08 
.09 
.19 
.02 


.05 
.32 
.06 
.06 
.04 
.04 
.04 
.00 
.03 

.00 
.02 
.00 


11. 

1.5 
0.8 
1.9 
0.8 
0.8 
o.8 
n. 
1.8 
2.3 
2.9 
2.0 


14 

9 
8 
10 
12 


13 
17 
17 
11 
4 


6.0 

13- 

12. 

13. 

22. 

14. 

13. 

101, 

46. 

53. 

25. 

7.5 


75 

75 

75 

75 

119 

79 

77 

339 

215 

257 

128 

*3 


.11 
.02 
.01 
.01 

.03 
.02 
.00 
.00 
.03 
.00 
.04 
.00 
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Analysis  of  the  U'ater  of  Public  V.'ater  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Surf  ace  Wa ter  Sources  for  Year  1972 


City  or  Town 


Source 


Milligrams  per  Liter 


Ware ham 

We 3 thorough 
Westfield 


Westminster 
West  Newbury 
Weston 

West  Springfield 


Tap  in  District  Office 
Sandra  Pond  -  Tap 

Montgomery  Reservoir  near  Gatehouse 

Granville  Res.  Surface  at  Dam 

Tekoa  Reservoir  near  Gatehouse 

Sackett  Reservoir 

Meetinghouse  Pond,  Tap  in  Town 

Tap  in  Town,  Haverhill  Supply 

MDC  at  Wellesley  St. 

Bear  Hole  Brook  Reservoir,  Raw  Water 

Bear  Hole  Brook  Res.  -  Filtered  Water 

Tap  in  Town 


3 

8 

80 

10 

63 

8 

13 

5 
8 

18 


7.3 
6.2 

6.3 
6.4 

6.3 
6.6 
6.9 
6.9 
6.5 
7.1 
7.3 
7.4 


13 

7 

7 

7 

7 

13 

8 

^ 

11 

42 

46 

47 


7 

28 

8 

9 

9 

17 

14 

73 
13 
64 
66 
71 


12. 
69. 
3.0 
3.0 
3.0 
4.0 
7.0 
7.0 
6.3 
11. 
11. 
7.3 


0.7 
1.1 
0.4 
0.4 
0.5 
0.5 
0.9 
1.7 
0.9 
0.5 
0.6 
0.7 


.11 
.07 
.22 
.06 
.42 
.11 
.04 
.01 

.03 

.12 
.02 
.06 


.01 
.05 
.04 

.03 
.03 
.02 
.02 
.01 
.01 
.04 
.01 
.00 


3.2 
4.4 
4.5 
8.3 
7.2 
8.2 
2.9 
18. 
4.3 
12. 
11. 
12. 


3 

10 

7 
5 
7 
3 

10 

27 

7 

10 

9 

12 


7.3 
75. 
5.3 
3.8 
5.8 
3.8 
17. 
9.3 
10. 
24. 
24. 
15. 


65 

263 

34 

34 

32 

45 

62 

175 

65 

170 

176 

178 


.00 
.01 
.02 
.01 
.00 
.00 
.00 
.00 
.01 
.01 
.00 
.00 


0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
0.1 
2.3 
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Analysis  of  the  U'ater  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Surf  ace  Water  Sources  for  Year  1972 


City  or  Town 


Source 


Milligrams  per  Liter 


c  </) 

o  o 
u  £ 
E 


West  Stockbridge 


Weymouth 


Whitman 

Williamsburg 

Williamstovn 

Winchendon 
Wincheater 


East  Mountain  Reservoir  -  Direct 
Sartori  Quarry,  Tap  at  P.  S. 
Great  Pond,  Tap  on  Low  Lift  Pump 
Treatment  Plant,  Entrance  to  Filters 
Treatment  Plant,  Finished  Water 
Brockton  Supply,  Tap  on  System 
Unquemonk  Brook  Reservoir 
Paul  Brook 

Rattlesnake  Brook  Reservoir 
Upper  Naukeag  Lake,  Tap  in  P.  S. 
North  Reservoir 
Middle  Reservoir 


0 

0 

1 

0 

0 

0 

11 

0 

0 

0 

0 

0 


8 
7 

95 

13 

3 

7 

6 

0 

7 

8 

10 
13 


6.8 
7.5 
6.1 
5.7 
6.5 
9.5 
7.0 
7.6 
7.8 
1.9 
6.8 
6.7 


21 

174 

3 

2 
7 

10 
17 
30 
81 

3 
6 
8 


31 

123 

22 

29 

1*0 

18 

22 

40 

81 

5 

18 

27 


2.0 
1.0 
i4. 
14. 
14. 
18. 
2.5 
0.6 
1.0 

3.5 
3.3 
6.0 


0.8 
0.4 
2.1 
2.2 
2.1 
1.2 
0.7 
0.2 
0.8 
0.4 
0.4 
0.5 


.01 
.03 
0.7 
.06 
.01 
.08 
.17 
.02 
.00 
.16 
.05 
.07 


.00 
.01 

.35 
.27 
.15 
.03 
.00 
.00 
.00 
.10 
.02 

.03 


9.3 

4.0 
3.0 
3.2 
3.8 
2.9 
11. 
3.* 

7.2 

2.9 
4.4 
2.4 


16 
12 
26 
31 
31 
14 

7 
6 
6 
5 

15 
10 


1.5 
1.0 

23. 
22. 
23. 
22. 
2.0 
1.0 
1.0 
4.8 
7.7 
10. 


73 

283 

117 

148 

153 

135 

57 

77 

139 

42 

65 

67 


.00 
.00 

.03 
.03 
.03 

.01 

.00 
.00 
.00 
.01 
.01 
.02 
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Analysis  of  the  U'ater  of  Public  V.'ater  Supplies 
Averages  of  Chemical  Analyses  of  Surf  ace  V.'ater  Sources  for  Year  1972 


City  or  Town 


Source 


MilliRrans  per  Liter 


o  o 

U  £ 
E 


Winchester 

Wo  bum 
Worcester 


South  Reservoir  near  Gatehouse 
Tap  -  High  Service  -  MDC 
Horn  Pond  near  P.  S. 
Holden  Reservoir  #2,  Lower 
Kendall  Reservoir 
Pine  Hill  Reservoir 
Quinapoxet  Reservoir 


12 
20 
58 
15 
16 
22 
55 


6.7 

10.4 

7.1 

6.5 

6.3 

6.4 

6.4 


7 

46 

44 

6 

6 

6 

7 


16 
19 
81 
11 

12 
14 
15 


4.3 
26. 
52. 
4.3 
4.7 
4.7 
5.0 


0.4 
0.9 
4.2 
0.8 
0.9 
1.4 
0.9 


.05 
,06 

.13 
.06 
.07 
.04 
.17 


.03 
.01 
.13 
.05 
.03 
.01 
.02 


1.9 
5.2 
3.8 
5.0 
4.0 
3.6 
5.1 


9 
7 

26 
11 
10 
12 
13 


6.8 
13. 
99. 
6.7 
7.0 
7.8 
7.7 


63 

183 

417 

56 
87 
109 
76 


.01 
.11 
.11 
.00 
.01 
.01 
.00 


0.0 
0.2 
0.7 
0.1 
0.2 
0.2 
0.1 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 

SOURCF. 

Turbidi  ty 

Color 

Mill i grams 

per 

Liter 

E 

•  0 

c  </> 
0  0 

tj  c 
^2 

•  O 
0  t- 
0  u 
o.-.- 

Wo.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

Hagnesium 

Sodium 

Potassium 

Iron 

<u 
in 
a> 

T3 

cn 
c 

Si  1 ica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  U 

a> 
4_> 

■0 
i_ 

Copper 

Abington 

Tap  in  Abington,  Rockland  Joint  Supply 

ID 

6.1 

^2 

1 "'. 

Ji  Q 

'2.2 

1.? 

.68 

17. 

^ 1 . 

1.1 

.02 

228 

3 

Abington-Rockland 

Tao  in  Pembroke 

5 

6.7 

23 

53 

L3. 

^  .  1 

6?. 

l.k 

1.3 

•> 

.37 

17. 

11 

123. 

.18 

0.1 

.00 

Ul5 

2 

G.  P.  Veil  #1A  -  Abin^ton 

6 

50 

12 

26. 

5.1 

2.6 

18. 

1.2 

1.8 

.16 

12. 

iii 

35. 

.08 

0.1 

.01 

170 

G.  P.  Well  #2 

"9 

6.1 

26 

^n  • 

L6. 

it .  P 

1.2 

1.2 

.69 

17. 

1*3 

39. 

.03 

1.0 

.00 

233 

-5 

Tap  ori  System 

1 

1? 

6.5 

9 

20. 

*.8 

2.0 

20. 

1.2 

.16 

.02 

2.2 

10 

31. 

.02 

.02 

.05 

\k6 

"X 

• 

Great  Sandy  Bottom  Pond 

0 

6.6 

11 

21. 

*.9 

2.0 

20. 

1  ."5 

.08 

.0? 

1.8 

10 

33. 

.05 

0.2 

.01 

1^3 

; 

Acton 

G.  P.  Well  #1  off  Mass.  Ave. 

0 

28 

6.2 

23 

61. 

18. 

23. 

2.8 

.02 

.17 

19. 

!:■  , 

0.5 

.17 

"32 

Cor. ant  G.  F.  Well 

o 

6.0 

] 

27 

7.7 

L"7 

28. 

1.7 

.30 

15. 

2 

"*8. 

.01 

0.2 

.07 

LUl 

3 

Assabet  G,  F.  Well 

0 

3 

6.1 

59. 

16. 

i.S 

12. 

2.6 

.01 

.06 

21 . 

33 

22. 

.00 

0.9 

•  O"7 

177 

* 

Accus^net 

Tap  or.  System,  New  Bedford  Water 

l 

17 

7.6 

?h 

13. 

I».0 

3.7 

0.6 

.33 

.03 

**.0 

6 

16. 

.02 

0.0 

.0^ 

10"* 

3 

.-.darns 

Bassett  Brook  Reservoir 

0 

(  .3 

21 

25. 

6,  it 

3.  2 

>.7 

0.2 

.00 

.02 

3.8 

l| 

.00 

0.2 

.00 

?6 

G.  P.  Well  #1  -  Tap  in  P.  3. 

-1 

1 

7.  ;« 

1 1? 

ii'1 

p r- 

1  ?. 

0.9 

.01 

.00 

7"  T 

.00 

0.6 

.02 

L0& 

7 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TO.iN 


SOI  BCF. 


Hi  1 1 i grams  per  Li  ter 


C  l/>| 

O  Oj  i 


5   *  £ 


—  1    o  !  c*-- 


O  ! 

I 

O  I 


97&"  ^7 


8.7 


?4.'.  no 


4 


52 
u3 

9"? 

91 
84 
116 

178 

222 


Ares bury 
Amherst 


A.ndcver 


Tap  in  p. -  Filter  .<ater 

Atkins  Pond-Cutlet 

Nourse  &■  Dean  B<~ook  '.hov 
Atkins  Pond 

Hills  ?.es.  at  Outlet 

Hawley  Kes.  at  Outlet 

Amethyst  Brook  -  Outlet  of 
Intake  Kes. 

P.P.  Well  at  Lawrence  Swamp 

Gravel  3<»veloperi  well  at 
Lawrence  Swamp 

G.P.  We  11 -Brown  Pror-. 

Driven  We 11 -Brickyard  Site 

Haggett's  Pond-Tap  in  P. -J. 
After  treatment 

Abbott  O.P.  .ell 


7 

18 

15 
33 
l? 

24 
~*, 

0 
0 
2 

2o 
5 


7.5 
5.8 

?.8 
5.5 
■5.6 

5.9 
6-5 

6.5 
6.5 
6.3 


56 


t  30 


8.4 


65 


r>o. 

P# 

9. 
9. 

36 
?i. 

:?9. 
41. 

4«. 
^9. 


15. 

2.6 

'.0 
2.1 
2.5 

2.6 

10. 

9.1 

7.8 
1 0. 

16. 


?.8j  ^  J2.0 
0.6K0  0.8 


0.5 
0.63.0 
n.6^.3 


0.6*. 


?.2! 


2.3 
3.2 


.6 
.0 

».7 


^.7r:.* 


0.5 

0.3 
0.4 

0.4 

n.9 
0.8 
0.9 

1.7 
2.7 


06 

.12 

,02 

.05 
,04 

.04 
t \-*, 

.06 
.02 
.05 

.07 
.00 


10 

04 

02 
,0* 
.04 

.03 
.n'3 

.01 
.00 
.01 

.04 
.03 


10. 

8.6 
9.3 

in, 

1  o. 


19. 
16. 
°0. 

3.3 
15. 


0.0. 


0.1  .05 J 


3.2.°1  0.0  .00 


9 
5 

«. 3 

17 

17 

6 

19 

14 
16 


5.8L01 10. 0 


6.7. 


01  lO.l 


6.31.01 

.11 

0] 

.01 
.00 

.05 

.01 


6.5. 
13. 

1 3, 


0.2 
0.6 
0.9 

0.3 
1.0 


.00 
.03 

.01 

.02 
.01 

.23 

.01 
.00 


-  2  - 


Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 


SOURCE 


Milligrams  per  Liter 


C  IA 

o  o 

O  -C 
E 
•  o 

O  1- 


Ashrurnhan 
i.shfield 
Ashland 
Athol 


Attle'coro 


Upper  N=iukeag  Lake 

Highland  Spring  i es. 

Tap  on  Sy sterr. 

Raw  Mater  at  Filter  Plant 

Pinal  Effl.  at  Filter  Plant 

Tap  in  Town  Ha] 1 

New  South  3t.  G.P.  Well 

G.P.  Wells,  1  &  2,  Finished 

Bank  St.-Finiohe  ■. 

So . • * tl e boro  P. S. -Finished 
West  Kansfield-Canal  n  ar  G.P. .ells 
Combined  old  0. P. Wells  &■  Ifew  Filter 
P>asin  -  Finished 


7 

50 
45 

85 

12 

8 

7 

87 

52 
0 

50 
14 


6.6 
7.0 
6.2 

6.4 

6.6 

6.5 

6.3 

7.1 

7.1 

6.9 
6.9 
6.8 


5 

3^ 

12 

7 

19 
23 

?7 

60 

74 

3? 
15 
23 


35 

20. 
14. 

24. 
33- 
39. 

32. 

26. 
24. 


1.4 

13 

6 

4.3 
8.1 

in 
12 
9.0 
11. 


:i 


0.3 
0.7 
.1 

0.8 
1.1 
1. 

2.1 
2.1 


7.5  1.7 
6.8  1.7 


6.3 
1.7 
13- 
1"J 

06. 
18, 
15. 
39 

40 

32 
19 
25 


•  o 
.7  0.4 
1.0  lr7 
1.111.9 


1.6 
".3 
2.7] 
0.7 
1.3 

1.2 
1.2 
1.1 


.20 
.15 
.35 
1.7 
1.8 

.11 

.23 
.05 


.07 


5.6  4 


i 


0.1  4.5>  6 


.72 
.29 
.19 

•  ?5 

•  51 
.11 


.07 

.Oh 

.07 


7.2 
6.2 
7.0 
11. 
IB. 
14. 
14. 

5.3 
5.4 

5-2 


6.7 
4.2 

24. 

20. 

32.. 02 


27. 
25. 


36. 

33 

32 


.003.0 

.09 

odo.o 

111.00 
0.1 
0.7 


07 


12  0.8 

I 

,03  o- 


.08 

.00 
.02 
.00 


0.6 

0.3 
o.i 

0.1 


01 
.0 
.00 

.01 

.11 

.'''0 

.02 

.01 

.01 
.01 
.04 


48 

79 
104 
103 
177 
158 
1 60 
19 
21 
20 

14< 
161 


l 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


Hi  1 1 i grams  per  Li ter 

E 

1/1 
ai 

CITY  OR 
TOWN 

SOURCE 

Turbidity 

Color 

X 
Q. 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

Magnesi  urn 

Sodium 

Potassium 

Iron 

Manganese 

0 

>/> 

Sulfate 

Chloride 

<o 

c 
0 

Nitrate  N 

Copper 

•  u 
"O  ^ 

C  l/> 

0  0 

•_>  c 
E 

•  O 
u  1- 
0  0 

O.-.- 

<s> 

tio.  of  Samp 

Cont'd. 

A  1 1"  1  ^  hnrn 

ft  y  K,  1.  C  L/ w  1  w 

Tan  on  c^vQ+'om 

o 

0 

7  1 

35 

^0. 

12. 

2.2 

33. 

1.2 

.09 

.0" 

3.8 

1 

36. 

.00 

0. : 

.01 

Sever.  Kile  River,  Inlet  to  Filters. 
Orr's  Pond 

l 

20 

6.6 

13 

^56. 

11 . 

2.1 

20. 

1.1 

.15 

.04 

p.  1 

15 

.03 

0.2 

.01 

167 

3 

Auburn 

G.P.  Well  #1 

1 

10 

6.3 

55 

>10. 

69. 

6.7 

8o. 

6.8 

.01 

.00 

13. 

28 

200, 

.00 

5  c 

.03 

673 

G.P.  -./ell  4} 

0 

0 

6.5 

60 

?02. 

68 

5.7 

57. 

7.3 

.02 

.00 

12. 

54 

1^0, 

.00 

2.( 

.03 

537 

3 

G.P.  Well  /A 

1 

3 

6.J* 

56 

LS6. 

50. 

5.2 

29. 

4.8 

.19 

.38 

17. 

33. 

88, 

.00 

1.6 

•  05 

430 

3 

Tap  Griggs  Water  Co. 

0 

0 

6.1 

43 

87. 

23. 

7.2 

18. 

1.1 

.00 

.00 

23. 

30 

32, 

.00 

5.4 

.02 

273 

Avon 

G.P.  V.ell  01  off  Rte.  28 

0 

0 

6.2 

^2 

71. 

13. 

5.6 

54 

2.1 

.05 

.11 

13. 

21 

54, 

.02 

3.P 

.03 

297 

3 

G.P.  '.veil  *2 

1 

17 

6.3 

53 

87. 

22. 

7.8 

24. 

1.4 

.31 

1.1 

14. 

30 

52, 

.12 

1.0 

.01 

300 

J 

Old  Dug  Well 

0 

5.9 

1" 

46. 

12. 

3.7 

26. 

1.5 

.04 

.01 

13. 

l't 

43. 

.00 

1.7 

.02 

222 

3 

Tap  at  Avon  Drive-in 

1 

5 

6.2 

28 

7'l. 

19. 

6.2 

3'. 

2.1 

.13 

.36 

14. 

31 

53. 

.10 

2.9 

.07 

^00 

3 

G.P.  V.ell  ft*  -  Connelly  St. 

0 

5 

6.3 

38 

62. 

18. 

4.1 

20. 

1.7 

.00 

.08 

15. 

13. 

47. 

.06 

1.4 

.00 

250 

1 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 


SOURCE 


Hi  1 1 i grams  per  Li ter 


C  t/1 

o  o 
<_>  -C 
E 
•  o 

U  L 

CI  u 
Q.T- 


Cont'd. 
Avon 

Ayer 


Barnstable 
(Centerville 
Osterville) 


Tap  cn  System  -  Hydrant  at  Housing 

for  Elderly 
Patton  G.P.  .-tell 

Shebokin  G.P.  '..ell 

Grove  Pond  P.S. 

McPherson  Well 

G.P.  Well  #1 

G.P.  Well  #2 

^bular  Wells  -  McShane 

G.P.  Well  #3  _  Arena 

G.P.  Well  .^9  -  Lumbert  Mill 

G.P.  Well  #10  -  Main  St. 


12 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
l 

0 
0 
o 


30 

5 

0 

20 

0 

12 

18 
ho 

0 
0 
5 


6.5 
7.0 
7.3 
6.9 
6.7 
6.7 
7.0 
6.1 

6.2 
6.0 
6.0 


h6 
96 
83 
33 
hh 

63 
67 
7 


73 
L20 

85 
65. 

p.  22. 
70. 

70 

15 

11 

11. 

21. 


?!• 
39. 

29 
21. 
1*0. 

23. 

25. 
2.1* 

1.6 
1.6 


5.2 
5.2 
^.1 
"^.3 

5.1* 
2.8 
2.8 
2.2 

1.7 

1.6 
2.5 


30 

6.7 

**.0 

1\ 

30. 

16. 

17. 

11. 

8.7 

9.0 

10 


'J.O 
2.0 

1.8 
2.! 
2.2 
2 
2.5 
0.9 

0.8 
0.7 
1.7 


61 


1.5 
.oh 
.11 
.06 
.10 

1 

0.8 
.85 

.02 
.00 
.02 


.05 
.lh 
.\h 
.0C 
P. 9 
1.0 
.0= 

.00 
.06 

,oc 


lh 

15. 

11 

15 

lh. 

18. 

18 

9.1J 

9.' 
o 


53. 
19. 
8.0 
21. 
62. 
53. 
36. 
16. 

13. 
13. 
15. 


.132.7 

,  00  3.^4 


023.0 


.01 
,00 
.07 
.12 
.02 

.  0 
.00 
.00 


310 
2^0 

78 

198 


1. 
o. 

0. 

0. 

i.4  .2898 


o*  373 

0(215 
0;219 


82 
73 
105 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 


SOURCE 


Milligrams  per  Liter 


Ba  instable 

iCenterville- 
sterville) 


Barnstable 
(Cotuit) 


Barnstable 
District) 


Earnstable 
Water  Co. 


G.  P.  Well  #1 1-Craigville 

Tap  on  System 

Old  King's  Highway 

High  Street 

Tap  on  System 

G.P.  '.veil  -  Phinr.ey's  hone 

G.  P.  Well  K 

Tap  on  System 

G.  P.  Well  -  Maher 

G.  P.  Well  -  Straightway 
G.  P.  Well  -  Mary  Dunn  #1 
G.  P.  Well  -  Mary  Dunn  '12 


5.1 

6.1 

6. 

5.9 
6.C 
6. 

6. 
6. 
5. 

5.' 
6. 
6.. 


25 

13. 

14. 
13. 
13. 

PC 

13. 
18. 
36. 

17. 

9.0 
9.0 


3.0 

1.8 

1.5 
2.3 
1.7 
3.9 

2.3 
3.4 
5.3 

2.9 
1.* 
1.4 


4.0 

1.9 

2.3 
1 .7 
2.? 
2.5 

1 .7 
2.2 
I7. 

2.2 
1.4 
1.3 


1  3. 


l.C 


9.C0.P 


"1 


11 

8. 
11 
13. 

11. 
13 
9. 

13. 

8. 

9. 


1.2 
.3 

1.3 
0.S 

0.6 
0.7 
1.0 


.1] 

,01 

.03 
,03 

,04 
,02 

,0? 
,02 
,20 


.0: 

.00 
.0? 

.05 
.01 

.01 

.00 
.00 

.06 


,04 
.4' 


1. 
0. 

0.6  .^1.09 


.06 
.06 


9.0 

8.5 

8.9 
6.0 
8.1 
11. 

9.2 
1 1 . 
6.7 

8.9 
7.5 
7.7 


1? 


25. 

12. 

19. 
12. 

17. 

27 

18. 
22. 
8.7 

14. 
7.3 
10. 


.0C1.5 

.oco.8 

.0C0.9 
.0C0.? 

.oco." 
.010.6 


.00 

.15 

.00 
.01 
.04 
.02 


.010 
.010 


,010 


.2  .0? 
.20 
.06 


.0^2 


.0 


.010 


5 
0.1 
1 


.05 
.01 


132 

79 

89 
?6 
85 
113 

83 
98 
83 

10^ 
64 

66 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 


SOURCE 


cont'd 

Barnstable 
Water  Co. 

Barre 


Barre 
(Factory) 

Bedford 
(Hospi tal) 


Milligrams  per  Liter 


o  o 

<_>-C 


Q.-r-  O 


Tap  on  System 

New  well-  Tap  in  P.S. 

Allen  Hills  Res. 

Tap  -  Dug  &  Tub.  Wells 

G.  P.  Well  #2 

Tap  in  Bldg.  #4 

Tap  in  Bldg.  #2 

Tap  in  Bldg.  #22 

G.  P.  Well  #1  -  Page  School 

G.  P.  Well  #2 

G.  P.  Well  #3  -  Mitre  Well 

Dug  Well  #6 

G.  P.  Well  fft 

G.  P.  Well  #8 


5 

23 

0 


6.3 

5.8 
6.8 
5.7 

6.0 

6.h 
6.3 
6.3 
6.1 
6.* 
6.2 

6.2 
6.2 
6.1 


19 

20 

15. 
14. 

13. 

35. 
35. 
35. 
51. 
48, 
85. 
29. 
53. 
37. 


5.2 

6.0 
4.1 

3.9 

10. 
10. 
10. 
15. 

14. 

26 
8.: 
14 
11 


1.3 

1.1 
1.0 

0.7 

0.8 

2.1 
2.1 

2.1 
3.4 
3.1 
4.9 
2,1 
3.4 
2.5 


10. 

9.0 
5.0 
6.0 

3.5 

22. 
16. 
19. 
29. 
25. 
45. 
17. 
27. 
20. 


0.9  .39.0^ 


9.6 


1.5 
1.5 
1.1 

0.9 

1.6 
1.6 
1.2 
3.2 
3.4 
5.0 
1.2 
2.7 
1 .7 


.19 
.07 
.02 

.01 

.08 
.05 
.05 
.25 
.17 
.07 
.03 
.05 
.29 


,06l4. 
.013.6 

.0613. 


0C9.4 


.01 
.01 
.01 

39 

.20 
.29 
.25 
.49 
.19 


1 

1 1 . 

11. 

14 

14. 

14. 

11. 

16 

13 


10. 

25. 
20. 
8.5 

5.5 

35. 
T5. 

34. 
44. 
65. 
77. 
29. 
50. 
35. 


.01 

.02 
.00 
.00 

.00 

.0? 

.03 

.03 

.1 

.1 

.03 

.02 

.18 

.09 


.16 

.02 
.00 
.03 


0. 

o.t 

0.1 
0. 

0.  5 

1.  C 

1  ,c 

1.  C 
.7 
1.6 

2.  d.02 
0.1 


85 

93 
69 
68 


0135 


.1 


17l» 


V  161 


.29 
.10 
.04 


169 

252 
240 
380 
S1 


.001 

1  .oq2' 
0.3  .3 


;182 


Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOUN 


SOURCE 


Cont'd 

Bedford 

Eelchertown 


Belchertown 
(State  School) 

Bellingham 


Berkeley 


G.  P,  won  #g 

Tub.  Wells,  Tap  in  P.  S. 

Quabbin  Res.  in  or  near  tunnel  intake 

Ware  River  at  Shaft 

Tub.  tfell9  after  treatment 

G.  P.  Well  #1 

G.  P.  Well  #3  off  Wrentham  Road 

G.  P.  Well  #4 

G.  P.  Well  #5  -  Taunton  Street 

G.  P.  Well  #7 

G.  P.  Well  06 

G.  P.  Well  #8 

G.  P.  Well  -  Tap  in  Pire  Station 


9 
2 
0 
73 
15 

2 
5 
0 

3 

10 
0 

3 

0 


6.1 
6.1 
7.2 
6.8 
7.1 

6.4| 

6. 

6. 

6. 

6. 

6. 

6. 

6. 


Milligrams  per  Liter 


21 
15 

8 

5 

50 

19 
24 
18 
19 

23 
14 
20 
24 


43. 
01 . 

9 
9. 

c^ 

28 
32 

24. 

27. 

26. 

83. 

23. 

53. 


12. 

25, 

2.6 
2.7 

16. 
8.6 

10. 
7.2 
7.5 
6.9 
21 . 

6.7 

15. 


2.8 
9.0 
0.6 

0.5 
4.7 

1.6 
1.8 
1.3 
2.0 
2.4 
8.0 
1.9 
3.5 


24. 
42. 
3.0 
4. 

28 

6. 
8.0 

5. 
12. 

7 

13. 
6. 
3. 


71 


2.2 

3.5 
0.6 

0.  6 

2.4 

1.  : 
i.J 

0.  1 
U 

1.  ' 

2.0 
.2 
.2 


.06 
.03 
.02 
.42 

68 


.01 

.08 

o" 

00 
.0 

,15 
.08] 

,07 


.19 
.01 
.01 
.0 
1.21 


.01 
.11 
.02 
.02 
.0( 
04 


.03 


15, 
16, 

2.' 

6.: 
17. 

14. 
16 
14. 
16. 
19. 
l4. 


.o;  17 


6.8 


o 
<_> 


o 

01  <_> 


15 
14 

5 

6 
13 

6 
7 
6 
5 
2 
0 

3 
41 


46. 
1 1 1. 
5-0 
7.2 
35. 

11. 

11, 

8.3 

7. 

13. 

72. 

7.3 

2.1 


.05 
.00 
.02 
.00 
.02D 


0.  8 

1.  ( 

0.1 
O.i 
.2 


.013 


.03 
.odo 
.oci 
.oco 
.oco 

.010 
.011 


.7 
LC| 
.8 
.4 
.2 

.1 
.1 

.2 


.02 
.03 
.06 
.00 
.05 

.00 
.00 
.08 
.03 
.00 
.03 
.00 
.34 


218 
^90 

43 
45 
228 

01 

103 
75 
112 
85 
225 
75 
137 


Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 

SOURCE 

Turbidity 

Color 

X 

Milligrams  per  Liter 

Spec.  Cond. 
(M1cromhos/cm. ) 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

Magnesium 

Sodium 

Potassium 

Iron 

Manganese 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Copper 

Bamardston 

Dug  Well 

l 

8 

6.4 

9 

In 

3.0 

l.c 

2 

0.3 

.06 

.00 

5.5 

o 
c 

9.C 

.00 

0.2 

.01 

49 

2 

Gravel  Developed  Well 

2 

10 

6.4 

8 

14 

2.6 

1.7 

2 

0.3 

0.9 

.00 

6.0 

7 

5.C 

.00 

0.2 

.06 

44 

2 

Billeri  ca 

Concord  River  opposite  P. 3. 

2 

82 

6.8 

17 

29 

8.7 

l.S 

19 

2.0 

.39 

.05 

5.9 

17 

33. 

.11 

0.5 

.22 

152 

3 

Tap  in  P.S.  -  Final  Effluent 

0 

0 

7.7 

27 

29 

8.7 

l.S 

36 

2.1 

.01 

.05 

5.4 

32 

40 

.01 

0.5 

.01 

21? 

3 

Tap  in  Engineer's  Office 

0 

8 

6.2 

23 

77 

22 

5.1 

37 

6.1 

.08 

.02 

7.0 

33 

57 

.01 

5.1 

.07 

33; 

3 

Blackstone 

Gravel  Packed  Well  #  1 

0 

0 

6.1 

17 

30 

8.6 

1.8 

9 

2.8 

.00 

.01 

9.2 

14 

l.i 

.00 

1.5 

.02 

10« 

2 

Gravel  Facked  Well  #  2 

4 

18 

6.1 

16 

30 

8.E 

l.S 

8 

1.9 

o.6 

.30 

14 

13 

13 

.02 

1.4 

.19 

10") 

2 

Gravel  Packed  Well  #  3 

0 

0 

6.2 

6 

11 

2.8 

o.c 

3 

0.5 

.13 

.04 

12 

5 

3.C 

.00 

0.1 

.07 

40 

2 

Gravel  Packed  Well  #  4 

0 

0 

6.2 

11 

21 

6.3 

i.i 

6.5 

1.0 

.00 

.07 

11 

7 

11 

.00 

0.5 

.00 

90 

2 

Blandford 

Long  Pond  -  Tap 

1 

5 

6.8 

8 

13 

3.9 

0.5 

2 

0.4 

.06 

.00 

2.0 

5 

3.? 

.01 

0.0 

.1C 

38 

2 

Boston 

Tap  at  600  Washington  St.  -  KDC 

0 

20 

6.6 

9 

14 

4  i 

o.E 

6.7 

0.9 

0.7 

.04 

5.5 

6 

12 

.15 

0.3 

.13 

71 

3 

Bourne  (  N. 

Sagamore 

)Tubular  Wells 

0 

8 

6.2 

13 

23 

5.1 

2.1 

14 

1.6 

.05 

.00 

11 

9 

20 

.00 

1.9 

.07 

12; 

3 

Gravel  Packed  Well 

0 

10 

6.6 

18 

26 

6.1 

2.i 

15 

1.3 

.17 

.10 

11 

8 

23 

.01 

1.0 

.06 

12] 

3 

Sykps  Residence 

0 

3 

8.2 

30 

44 

12 

2.C 

16 

1.6 

.01 

.01 

13 

9 

25 

.02 

1.4 

.19 

15» 

2 

Bourne  (  S. 

Sagamore 

)Tubular  Wells  -  Route  6A 

0 

7 

6.2 

10 

11 

2.4 

1.2 

9 

0.7 

.04 

.00 

13 

3 

14 

.01 

0.5 

.07 

75 

3 

Tap  on  System 

0 

0 

6.4 

12 

14 

2.S 

1.4 

9.3 

0.7 

.01 

.00 

13 

3 

14 

.00 

0.6 

0.7 

79 

3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


Mi  1 1 i grams 

per 

Li  ter 

E 

1/) 
<u 

CITY  DR 

vlH  VJ1V 

TOWN 

>> 
+j 

>> 

-4-> 

c 

Iness 

E 

i/i 

a> 

TJ 

<o 

--3  1 

£» 

s- 

Cond . 
nhos/c 

a 
E 
<o 

T3 

s_ 

in 
HI 

E 

1/1 
to 

c 

O 

<o 

>«- 

U 

Q 

c 
o 

Z  \ 

0) 

cx 

•  o 

U  L 

0 

_Q 
!_ 

o 

CT> 
y 

"O 

ro 
*-> 

c 
o 

c 

x: 

E 


*-> 

CL 

o 

0 

2 

(_J 

o 

1/1 

O 

a. 

L. 

l/> 

o 



(_> 

o 

7 

1 

°.  j 

7 

1 

6.0 

1  r 

6.3 

0.5 

.06 

on 

9.2 

3 

m 
•  ui 

n  l 

•  uo 

54 

3 

/  •  i#    well    —   XlcaU   CJ1    Day    nu • 

u 

Q 

O 

11 

1  I 
1 .  *■ 

8.0 

0.6 

.02 

m 
•  ui 

11 

3 

1U 

AT 
.  Ui. 

'J.  ^ 

i  n 

61 

3 

lap    ill    w<a  l/tii    i>  ±  o  LI  JL c  o  wlilLc 

n 

f. 

D.  <: 

Q 

y 

12 

0  7 

i-  .  ^ 

7.0 

0.6 

.02 

m 
•  u± 

10 

0 

o  ~£ 

.  uu 

.  io 

61 

■z 

J 

Ul  1 1 " 

o 

o 

Q 

y 

10 

1  Q 
J-  •  7 

1  1 
-L  .  -1 

6.5 

0.6 

.01 

00 

12 

4 

m 

.  Ul 

U.  JJ 

59 

-I 

J 

Tovm  Forest 

0 

0 

6.3 

7 

11 

2.2 

1.1 

7.5 

0.6 

.04 

.00 

11 

4 

14 

.00 

0.1 

.02 

63 

3 

Tap  in  District 

0 

0 

8.9 

3^ 

30 

11 

0.8 

7.0 

0.6 

.03 

.00 

11 

3 

11 

.00 

0.1 

.01 

104 

3 

Boylston 

Gravel  Packed  Well  ft  1 

0 

0 

6.3 

27 

he 

15 

1.9 

13 

1.2 

.02 

.00 

13 

10 

26 

.01 

0.6 

.92 

158 

3 

Boylston(Mcmingdale) 

Gravel  Packed  Well  #  1  -  Tap  in  P.  S. 

3 

12 

6.5 

27 

32 

9.2 

2.2 

10 

1.7 

.18 

.01 

ll 

9 

24 

.01 

0.6 

.09 

137 

3 

Gravel  Packed  Well  #  2  -  off  Rte  70  -  140 

0 

1 

6.3 

18 

29 

8.4 

1.9 

9 

2.1 

.03 

.15 

7 

8 

18 

.02 

0.9 

.02 

111 

3 

Bra in tree 

Great  Pond  -  Tap  on  Low  Lift  Pump 

1 

40 

6.7 

17 

33 

8.9 

2.6 

29 

2.2 

.14 

.09 

2.3 

19 

48 

.03 

0.4 

.02 

130 

3 

Great  Pond  -  Finished  Water  at  P.S. 

0 

2 

7.1 

26 

33 

8.8 

2.6 

42 

2.2 

.02 

.02 

2.2 

24 

49 

.01 

0.4 

.00 

233 

3 

Gravel  Packed  Well  -  Lakeside  Ave. 

0 

5 

6.2 

25 

84 

21 

7.8 

75 

3.5 

.47 

15 

41 

132 

.03 

0.5 

.01 

1*45 

2 

Tap  on  System 

0 

2 

7.3 

27 

33 

8.9 

2.6 

43 

2.2 

.02 

.05 

2.3 

26 

51 

.01 

0.4 

.01 

?35 

3 

Bra in tree 

(  Norfolk  Hosp.  ) 

Gravel  Packed  Wells 

0 

5 

6.6 

59 

64 

14 

8.3 

10 

1.6 

.01 

.04 

25 

9 

18 

.01 

1.4 

.31 

L70 

3 

Brewster 

Well  #  2  off  Freeman  Way 

1 

0 

6.2 

6 

9 

1.1 

1.5 

10 

0.6 

.04 

.06 

7 

2 

17 

.01 

0.1 

,02 

72 

2 

Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 


Bridgewater 


Brockton 


Brookf ield 
Brookl ine 
Burlington 


SOURCE 


G.  P.  Well  #1  -  Carver  Pond 
G.  P.  Well  p. 

G.  P.  Well  .'/>  Matfield  River 

Tap  in  Town  Hall 

Taunton  River  before  Filtration 

Taunton  River  after  Filtration 

G.  P.  Well-Flagg  Street 

Avon  Res-Surf  near  Gatehouse 

Silver  Lake  at  Intake 

Tap  on  System 

Silver  Lake-Finished  Water 

Cooley  Hill  Reservoir 

lap  on  System  -  MDC 

Terrace  Hall  Ave.  Well  #1 

Well  #2 

G.  P.  Well  #3  -  Middlesex  Street 


10 

0 

2 

2 
203 
170 

0 
61 
2} 

0 

3 
25 
28 

0 

2 
0 


6.k 
6.1 
6.1 
6.1 
6.3 
5.7 
6.1 
6.5 
6.5 
9.4 

9.5 

6.7 

6.5 
6.2 

6.0 

6.2 


Mi  1 1 i grams  per  Li ter 


27 
lit 
20 
2b 
12 
6 
16 

15 

b 

135 

11 

9 

9 
2b 

21 

20 


26. 
38. 
6?. 
43. 
22 
?2. 
27. 
31 
16. 

15 
15. 
17. 
lb. 

61 

56. 

59 


7.0 
10. 
16. 

9.0 


2.3 
3.5 
5.9 
3.7 


3.2 


3.8 
3.8 
4.0 


5.SL8 
5.U.8 
7.12.1 


'.5 


3.£  1.4 


1.4 

l.b 
1.6 


'♦.10.8 
4.0 

3.4 


18 
15 
11J2.9 


12. 
20. 
15. 
17. 
15. 
15. 
10. 
38. 

9.0 

14. 

17. 

2.5 

6.3 
31. 

29. 

23 


1 .2 
1.9 
3.9 
2.2 
1.8 
L. 
0.6 
1.7 
0.8 
1.0 
1.0 
2.1 
0.8 
2.5 
2.0 
1 


0.9 
.01 
.55 
.20 
1.1 
1 .2 
.00 
0.5 
.35 
.0? 
.00 

.27 
.28 

.01 
.05 
.08 


0.6 
.0* 

.28 

.10 
.10 

.10 
.01 


10. 

16. 

14. 
14. 
6.3 
6.7 
15. 


.18  4.6 
.25  1.3 


.00 
00 
.07 
.02 


1. 
0.6 

8.C 

4.: 
K 

l8j  17 

02  15. 


.07 


2:  i  <_> 


o  o 

o  x: 
E 
•  o 

u  1. 

o  o 
o.->- 
00  s: 


il 

19 

10 
10 

23 
20 
8 

14 
10 
13 
li» 

15 

8 

[28 
28 
7 


1  b , 
26. 
27. 
24. 
22. 
25. 
17. 
b0. 
15. 
33. 
21  . 
6.0 
12. 
53. 
55- 
45. 


.11 

.00 
.40 
.00 
.60 
0.5 
.01 
.07 
.02 
.00 
.00 
.01 

.13 

.02 
.05 
.00 


,0b  101 

.071171 
.07212 


1J3.0 
.03 

.02 
.03 


175 
121 
128 
107 


.0C222 


,.34 
..00 


90 
123 


.0C121 


.01 
.07 


58 
67 


.1C265 
.l£2^5 


60.8 


190 


Analysis  of  the  Water 
Averages  of  Analyses  of 


of  Public  Water  Supplies 
Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN- 


SOURCE 


Cont'd. 

Burlington 


Cambridge 


Canton 


G.P.  Well  #4 
G.P.  Well  #5 

G.P.  Well  06  -  Sandy  Brook 
G.P.  Well  07  -  Lexington  Ave. 

Tubular  -.ells  -  Vrman  St. 
Tubular  Wells  off  Sandy  Rd. 
Tubular  Wells  at.  Kain  P.S. 
Fresh  Pond 
Frosh  Pond  at  Intake 
Filter  Plant  -  Raw  Water 
Entrance  to  Filters 
Filter  Effluent 

Stony  Brook  Res.  -  Surface  near  Oatebouse 
Uooer  Hobbs  hirook  Reservoir 
Lower  Hobbs  Brcok  Reservoir 
G.P.  *ell  #4  -  Pecunit  St. 


0 
^0 
37 

7 
?8 
TO 
i? 
L8 

0 

?7 
J5 
0 


6.2 
6.4 
6.2 

6.4 

6.4 

6.2 
6.3 
6.9 
7.4 

7.0 

6.6 
7.3 
6.6 
6.6 
6.P 
6.1 


Milligrams  per  Liter 


31 

39 
22 
50 

l»5 

23 
86 
3* 
32 
25 
14 
26 
27 
25 
20 
40 


69 
.a 

60 
88 

33 
52 
30 
56 
59 

i»9 
51 
49 
51 
48 
51 
"90 


19 
14 
17 

25 
34 
15 
43 
16 

17 
14 

15 
14 

15 
15 
15 
22 


5.4 
3.4 

Ki 
5.5 
L2. 
3.4 
LI. 
3.9 
5.9 
5.2 
5.3 
5.1 
5.1 
'.8 
5.0 
3.3 


3.3 
2.7 
2.6 
3.3 

6.0 

2.2 
3.6 
1.9 
2.C 
1.9 
1.9 
2.0 
2.1 

1.9 
2.0 
0.7 


.08 

.29 
.23 
.33 

0.8 
1.7 
.65 
.06 
.05 
.15 
.08 
.02 
.20 
0.9 
.12 
.00 


.16 
0.9 
.19 
.19 

.10 
-31 
.62 
.'-9 
.10 
.06 
.06 
.02 
.17 
.16 
.07 
.01 


18 
13 
17 
18 

17 
17 
18 

J'.9 
5.9 
7.5 
5.8 
6.0 
8.^ 
0.8 
19 


o  o 

.1 

(J  i. 

o  <-> 


9 
9 
8 
5 

50 
29 
33 
26 

29 
24 
36 
35 
20 
20 
17 
21 


54. 


.00 


59. .26 


58 

66 

92 

64 

69. 

42. 

45. 
47. 

49. 
58. 
43. 

76. 

73. 
39. 


.08 
.03 

07 
32 
.10 

05 
05 

04 
03 

.00 
06 

.12 
03 
01 


1.6 
0.1 
0.5 
0.2 

1.8 
0.3 
0.5 
0.6 
0.6 
0.* 
0.6 

o.5 
0.4 

0.3 
0.3 


,ll|258 
.06250 
,08245 

.14305 

,03^07 
.03^42 
.14  333 

.  oi  ?4^ 

.  0?45 
.  07?27 
,05?40 
.00?58 


,01 


22 


,10?50 


,04 


.05^ 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 


SCURCE 


Mi  1 1 i grams  per  Li  ter 


O  i- 

a.->- 


Cont'd. 
Canton 

Chelmsford  (Center) 


Chelmsford  (North) 


Cheshire 
Chester 


^hicopee 


G.P.  Well  jf6  -  Everanrion  Rd. 

G.P.  Well  -  Turnpike  Rd. 

W.  Chelmsford  G.P.  Well 

Mill  Rd.  -  G.P.  Well 

G.P.  Well  -  Crookpd  Spring  Rd. 

G.P.  «ell  -  Canal  St. 

Smith  St.  Well  after  Treatment 

G.P.  Well  -  River  Neck  Rd. 

G.P.  Well  #1  -  Bomil  Field 

G.P.  Well  //2  -  Bomil  Field 

G.P.  Well  #3  -  Bomil  Field 

Kitchen  Brook  Res.  -  Tap 

Austin  Brook  Res. 

Horn  Pond 

Tap  in  City  -  KDC 


0 

8 
5 
123 
8 

120 
0 
3 
0 

3 
5 
o 

13 
23 
12 


24 

23 
23 
22 
23 
23 
45 
18 
18 

21 

24 
2? 

16 
12 
5 


51 
42 
55 
56 
64 
85 
52 
64 
60 
71 
32 
14 
16 

10 


10 

15 
15 
16 
17 
18 
14 
16 
20 
19 

22 
11 

3.8 

Kl 

?.7 


3. 

2, 

V 
3. 

k.' 
12 
2.1 
3.' 

3.: 
3.' 
l. 
n. 
1 

o. 


'.0 
21 
>\l>  • 

16 
31 
16 
17 
14 

73 
51 
61 
.6 
.5 
.0 
.0 


"..4 
2.6 
2.1 
2.7 
3.0 

3.5 
^.5 
1.9 
3.9 
2.8 
2.9 
0.1 
0.7 

0.6 
0.5 


.00 

.03 

.00 
.01 
.14 
.56 
.02 
.11 

.05 

.01 
.02 
.02 
.10 
.04 
.09 


.00 
.23 
.02 
.10 
.21 
.24 
.15 
.02 
.05 
.22 
.29 
.01 

.03 
.00 
.04 


15 

15 

12 

16 

15 

19 

19 

20 

14 

14 

15 

2.6 

7.3 

2.9 

3.0 


16. 
55. 
23. 
37. 

2. 
52. 
34. 
35. 
107 

95 
107 

l.O 

2. 

l.C 

4.7 


0.  7 
1.8 

1.  G 
2.4 
2.1 
0.2 
0.1 
2.6 
3.0 
1.0 
1.6 
0.2 
0.1 
0.1 

0.1 


.0 


107 
215 


.02177 
.^1197 


.02 


'72 


.0^242 
.'•1240 
.05197 
.05427 
.22480 
.02407 


.031 
.01 
.01 

.40 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 


SOURCE 


li  1 1  igrams  per  Li ter 


o 
o 


E 
•  O 

u  u 
o  o 
a.— 

>S1  Jg 


Clinton 
Cohasset 


Colrain 


Concord 


Wachusett  Supply  -  North  Dike 

Lily  Pond  &  Dug  Well  #4  -  Raw 

Lily  Pond  *  Dug  Well  #4  -  Finished 

G.P.  Well  #1  -  Sohier  St. 

Tap  on  System 

Mountain  Brook  Res. 

Deep  Tub.  Wells  -  Griswoldville 

Deep  Tub.  Wells  -  Lyonsvllle 

Nagog  Pond 

Jennie  Duggan  Well 

White  Pond  Well 

Deaconess  G.P,  Well 

G.F.  Well  -  Walden  St. 


Concord 

(  Kalrsia  Woods  )    Tap  in  District 


Dal ton 


Anthony  Brook 


12 
160 

10 

0 
22 

5 

0 

0 
15 

0 
10 

0 

0 

7 
22 


6.9 
6.6 

7.3 
6.5 
6.9 
6.5 
6.9 
6.4 

6.7 
6.5 
6.5 
6.5 
6.7 

9.6 
5.3 


13 
17 
66 
53 
67 
58 
L04 
.05 
17 
21 

15 
46 
k2 

29 
7 


?.£i 


2^ 

13 
23 

22 
36 
35 
5.CI1 
5.£l, 
Mo, 


13 

12 

10 
1. 


0.9 
.8 


6.2 

12 

1* 

26 

15 

4.o 

13 

15 

9.0 
5.0 
^.0 
8.0 
7.0 

16 
0.8 


0.8 
0.8 
0.8 
1.8 
0.9 
l.l 
2.3 
1.4 
0.9 
1.3 
1.1 
3.0 
2.0 

1.2 
0.7 


.01 
0.8 
.10 
.17 
.12 

.1* 

M 
.05 
.06 
.06 
,*7 

.20 
.05 

.12 
.10 


.01 

.10 

.0 

.02 

.05 

.11 

.33 

.18 

.02 

.00 

.03 

.00 


3.a 

5. 

M 

15 

5.1 

6.9 

ll 

17 

0.8 

19 

19 

18 


.00  18 


.00 

.07 


13 
5.*| 


17 
61 

20 
62 

11 
13 
28 
E 
8 
6 

20 

9 

6 
p 


n 
31 
24 
39 
29 
7.5 

29 
7.2 

18 
6.8 

5-5 
14 

20 

9.5 
2.0 


.02 
.02 
.01 
.00 
.00 
.00 
.01 
.02 
.06 
.00 
.01 
.00 
.00 

.00 
.00 


o.; 

0.1 
0.1 
1.2 
o.; 

0.1 

o.S 
o.c 

0.1 

0.4 

o.c 
1.4 
0.7 


.OS 
.01 


62 
142 


.0C188 
.01208 


.0} 
.1 
.02 


217 
128 
240 


.15203 


.01 
.01 


89 
77 


.0]  59 


.0 


146 


.0^130 


0.1  .0C128 
0.J  .071  33 


Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 


SOURCE 


ili  1 1  i grams  per  Li ter 


o 


C  </)|  to 

o  o  1/1 
i_>-c; 


|5u'  • 

I   CL-<-  C 


Cont'd 
Dalton 


Danvers 


Danvera  (Hospital) 
Dartmouth 


Reservoir  -  Direct 
Egypt  Brook  Upper  Res. 
Windsor  Res. 
Filtered  Water  at  Plant 
Tap  in  Town 

Middleton  Pond  -  Direct 
Swan  Pond  -  Direct 

Sinerson  '-rook-Direct 
Q.P.  ..'ell  #1 
G.P.   (fell  #2 
Tap  in  Pump  House-  St-  te 
Mixed  New  Bedford  4  Dartmouth  Slev.Tank 
N.B.  Water  -  Allen  St.  P. 3. 
G.P.  Well  #1-Chase  Rd. 
G.P. Well  #2-Chase  Rd. 


19 

97 

165(5 
7 

*3 
80 
18 
35 

20 

0 


22 

3 
1 

15 
Ik 

8 

10 

n 
99 
89 
15 
16 
19 
18 

12 


28 

8 

6 
20 
20 
18 

15. 
16. 

125 

10'< 
33. 
37. 
19. 
30. 
28. 


6.3 
1.9 
l.t 
5.0 
5.6 
5.3 
4.4 

U.9 
fri 
3*. 
n. 

10. 

*.9 
7.8 

7.° 


2.91.0 
0.7?. 7 
0.53.6 
1.83.8 
1.52.0 
1. 0*.1» 

0.84.0 

0.9 


6.'' 

»t.5 
1.8 
2.9 
1.7 

2.4 


19 

17 

10. 

11. 

12. 

8.7 

9.C 


0.4 
0.8 
0.6 
0.8 
0.9 
0.4 

0.5 
0.6 
1.4 
1.6 
0.4 
1.4 
0.7 
1.7 
1.4 


.01 
.20 
.10 
.02 
.15 
.15 
.22 
.91 
.01 
0.9 
.09 
.07 
.24 
.06 


.01 
.09 
.10 
.00 
.02 
.05 

.06 

.05 
.21 
.'•9 
.06 

.01 

.02 
.25 


4.2 

5.3 
4.4 

5.7 
6.4 
2.4 

2.6 

7.1 

16. 
16. 
5-0 
1?. 
6.3 
15. 


0?  15. 


7 
7 

6 

7 

18 

11 

14 
17 
19 
10 
13 

9 

18 

12 


2.3 
2.8, 
1.0 
2.2 
4.0 
8.9, 
5.2 
13. 
51. 
35. 
17. 
13. 
17. 
11. 


.01 
.00 
.00 
.00 
01 

.06 

01 
.03 


i: 

1.01 
00 
0] 
.01 


1] 


0.1 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 


.Oll.'i 


0.P 
0.1 
0.0 
0.4 

0.5 

.000.4 


.00 
.06 
.02 
.02 
.46 
.04 
.04 
.01 
.09 
.OP 

M 

.24 

0.3 

.01 
.04 


61 

29 

31 

45 

50 

97 

64 

52 

257 

213 

103 

99 

105 

109 

86 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 

SOTIRCE 

TO'  W 

■U 
TJ 
-Q 

i~ 
o 

J- 
(— 

o 

o 

Cont'd. 

Dartmouth 

o 

o 

6.1 

u  •  r.v'eii     *•  —  T\ t-e  u 

o 

J  J 

6.3 

Tap  on  Sy s  tern 

1 

22 

6.6 

DedhrTn 

ll*Jr«     ..cll-UOV''!  nil* 

o 

7 

6.1 

1 

13 

6.0 

G.P.  .ells  AtB,DfE,F-Treaten 

1 

18 

6.3 

Tap  on  System- Vhitelod  -e 

0 

B 

Deerf ield 

Roar  in,;  Brook  Res. 

0 

17 

7.1 

Tub.   .Veils-  3ugarlo?.f  St. 

0 

0 

6.6 

Deerrield  (i'.D.) 

Harris  &  Stillwater  Sprin rs 

0 

3 

6.7 

Keith  Well  Springs 

0 

3 

6.6 

Hopping  G.P. '/ell 

5 

17 

6.6 

Dennis 

Tap  ir  Town  Offic- 

0 

0 

■  .1 

Dighton  (North) 

Tap  at  4^2  School  St. 

1 

10 

6,5 

Dighton  ('m.D.) 

Tap  on  3  stem 

0 

3 

6.  i 

Mi 1 1 i grams  per  Li ter 


1. 


,.••11  i 

Ol  o 
(J  t- 


70. 

18 

57. 

31 

52. 

38 

^0. 

42 

'to. 

12 

77. 

17 

63. 

25 

31. 

45 

83. 

7 

1?. 

6 

n . 

21 

12. 

11. 
19.0 
11. 
20. 
16. 
15. 
18. 
15. 
23. 
18. 

8.0 
18. 
2.3 
2.8 
13 


2.5 
1.5 


8.3 
9.0 

20 


5.0 187 


4.0 
3.8 
6.3 
0.9 
5.0 
4.2 

2.7 

5.2 

1.7 
1.0 
2.3 


53 

22 

19 

2.31 

17 

3.9 

5.1 

14. 

13. 

7.7 

11 


.04 
.27 
.  ■ 

.25 
.43 
.35 

.10 

.11 

.00 

.00 
.01 

3.5 
91.01 

5.19 

71.05 


14 
15. 
15 
14. 
13 
15. 
18. 
10 

13 
11. 

13 
07]  17 
01  6.7 
ok  1.6 

01  13 


.0 

.?c| 

,0i 
.IS 

.05 

•5C 

.22 
.01 
.00 

.oc 
.0 


10. 

8.3 
11. 

149 

80. 
39. 
36. 

28. 

14. 

11. 
32. 

22. 
12. 
12. 


.  005.1 
.00  L . ? 
. 00^.6 
,01?.7 


.01 


2.1 


j6L.O 
.02"). 7 

,on.n 
.027.2 

.Oil*. 4 
.003.1 
3.4 
.C 13.7 
,013.3 
011.8 


.05 
.00 
.21 
.03 
.09 
.1? 
.53 
.06 
.08 
.01 
.0" 
.01 
.14 
1.5 
.^9 


85 
79 
111 
563 

'/?o 
217 

233 

95 

258 

154 
89 

196 
91 
73 

138 
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Analysis  of  tne  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 

TOWN 


SOURCE 


Mi  1 1 i  grams  per  L  i  ter 


i  t 


■  CHI 

o  o  Srt 

1 

3  b  . 


Douglas 

ect/nen) 
Dover 

(Water  Co. ) 
Dover 

(KcNamara  W.W.) 
Dracut 


Dudley 


Dun stable 


Dux bury 


Tub.  Wells-  Tap  in  P.  S. 
Drilled  Wells-  Tap  in  Town  Well 

Tub.  Well  -  Tap  on  System 

Drilled  Well  -  Tap  or  System 

Tub.  Well  Field  -  Meadow  Brook  water  Trust 
Tap  in  Town 

G.  P.  Well  -  Tyngsboro 
New  Boston  -  G.  P.  Well 
Tub.  Wells  -  Main  P.S. 
G.  P.  Well  *2 
G.  P.  Well  #3 
Tubular  Well 
Dug  Well 
Tap  on  System 


6.6 
6.9 

6.9 

6.5 

6.2 

6.7 

6.5 

6.4 

6.4 

6.2 

6. 

6.5 

6.3 

6.-1 


30 
50 

49 

26 

^•6 
26 
21 
20 
22 
16 
17 
25 

35 
15 


55.  11. 
143J4-5. 


54, 

44, 
28, 

32. 

31 . 

?7. 

30. 

26. 

28. 

32. 

36. 


10. 

8.6 

1 3. 
8.9 
10. 
10. 
8.9 
9.3 
8.0 
86 
9.9 
3.9 


1.9 
11. 


2.9 

3.1 

1.4 
1.6 
1.4 
1.3 
1.6 
1.4 
1.4 
1.6 
4.^ 


15. 

100 

10, 


1.5 
1.6 

1.4 
0.7 


.00 
10 

0.8 
.00 


.00 
.00 

.06 

.00 


?3.  1.6 
12.  1.6 
17 

4.01  2. 11 


9 

1^. 

10 
17. 
16. 
20. 


1  . 

1 .71 
1. 

2. 

2.6 
1.4 


0? 
.14 
.09 
.01 
.02 
01 
.02 
.04 
.0' 


.00 

.28 

2« 1 

03 

.10 

.01 

.10 
.11 

19 
06|.  0° 


18. 
22. 

33. 
14. 

12. 
12. 

7 
13. 
11. 
14. 
10. 
14. 
12. 
1^. 


C9 


9 
10 


11 

16 
9 
10 
11 
8 

14 

9 
3 

17 


19. 

193 

39. 
18. 

39. 
24. 

32. 
10. 
14. 
19. 
8.7 
26. 
2^. 


.00 


.oojo.8 


.001 


.00(1. 
.OlD. 
.321. 
,00D, 
.003. 
.00(l . 

.01I0. 

,00D, 
.020, 

.oco, 


.12 

lM 

3 

.29 

597 

3 

.30 

230 

1.7 

128 

1 

1.7 

1^8 

2 

.^9 

136 

2 

.00 

110 

2 

.01 

91 

2 

.13 

101 

3 

.04 

125 

3 

.25 

83 

■» 

1.0 

138 

2 

.05 

145 

2 

.47 

176 

3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1573 


CITY  OR 
TOWN 


SOURCE 


East  Bridgewater 
East  Brookfield 
East  Chelmsford 
Easthampton 


F.aston 


Edgartowr, 

Sgremont 

Essex 


Tap  in  Town 

G.  P.  Well 

G.  P.  Well 

Tub.  Well  in  P.  S. 

Henricks  Street  P.  S. 

New  G.  P.  Well 

G.  P.  Well  #1 

G.  P.  Well  #1  -  Center  Street 
G.  P.  Well  #2  -  Washington  Street 
G.  P.  Well  #3  -  Red  Mill  Road 
Parkview  School 
Tap  on  System 

GoodaJe  Brook  Res.  -Tap  in  Town 
Tap  in  Pire  Station 
G.  P.  Well  #2 
G.  P.  Well  #3 


1 

0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3 
1 

3 


6.1 
6.7 
6.4 

7.5 

7.7 

8.1 

5.8 

5.8 

6.1 

6. 

6. 

5. 

6.8 

£  c 

e.k 

6. 


>'-li  1 1 1  grams  per  Li  ter 


22 
l8 
55 
59 
68 
27 
10 

10 

25 
29 
20 
7 
31 

0*7 

38 
30 


32. 

9. 
103. 

76, 

9*. 

55. 

21, 
21. 
36. 
19. 
26. 
12. 

3*. 

27 
26 
2*9 


8.1  2.1 


2.5 
31 

25. 
21. 
18. 
5.8 
5.6 
8.4 
6.0 
13. 
3.0 
9.9 
7.0 
7.? 
4.6 


0.8 
6.3 
3.4 
4.1 
2.3 
1.7 
1.7 
1.9 
1.9 
5.1 
2.4 

2.3 

1.3 
1.9 
2.9 


10. 

3.o| 

37 

4.7 

4.7 

?.5 

12. 

12. 

30 

17. 

18. 

15. 

2.71 

12. 

10. 

12. 


1.6 


.04 

.00 

2.2 
.00 
.01 


.06 
.OC 
.2 
.00 


.00 
.02 
.01 

.01 
.01 

.02 
.04 
.02 


.00 
.00 
.02 

.00 
.07 


1.7 


.04 

00 


.79. T7 
3-3.57 


.50 


16. 
12 
20 
13. 
16. 
14. 
11. 

114 
12. 
13. 


0112. 


10. 
4.3 
18. 
16. 
17. 


18 

5 

17 
12 
20 

9 
13 

13 

1 

1 

4 

8 

6 

8  ■ 

9 

9 


Q. 


26. 
3.5 
78. 

13. 
11. 
6.7 
16. 
16. 
2«. 
T?. 
12. 
20. 
5.7 
15. 

17. 
18. 


I  !  £ 


l  -o  - 

1  o  o 
i  o  c 
«-  £ 

O)       •  o 

a.    o  <->  • 

o  1  ft>H  0 


.011.3 
.000.0 
.0P0.2 
.ooji.i 
.000.6 

.001.1 

.001.'! 

.001.1 

.002.7 
.000.6 
,001.2 
.322.8 
.010.1 
.04)0.0 
.140.0 
.050.0 


J- 


6.3 
.00 
.02 
.no 

.01 

.00 

.0^ 


130 

38 
338 
160 
188 
121 
111 


.05  ill 


.04 
.05 
.17 
.14 

.00 
.28 

.11 
.25 


181 

114 
130 
110 

80 
125 

117 
113 


-  1»  - 


Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 


SOURCE 


Mill i grams  per  Li  ter 


E   I  1/1 


i 


o  o  >o 

E  ^ 
•  o  o 

U  i. 

o  <_>'  • 
o.-~:  o 

H 
 1  


Pairhaven 
Pall  River 


Falmouth 


Pitchburg 


Tap  on  System 

Tap  in  Water  Works  Bldg. 

North  Watuppa  Pond  -  Surface 

Copicut  Res. 

Tap  in  City  Hall 

Long  Pond  after  Treatment 

Tap  in  Town  Hall 

Pallulah  Brk.  at  Pitchburg  Res, 

Lovell  Res.  at  Dam 

Meetinghouse  Pond  at  Gatehouse 

Scott  Res.  at  Gatehouse 

Wachusett  Lake  at  Gatehouse 

Tap  at  City  Hall 

Mare  Meadow  Res. 

Tap  at  Water  Work3  Shop  -  H.  s. 


2^ 

22 
27 
223 
30 

0 

3 
25 

20 
10 

8 
13 

22 
20 

15 


6. 

5.71 

6. 

6.0 

6.3 

6.6 

6.7 

6.5 

6.3 

6.7 

6.0 
6.4 
6.2 

e.k 

6.2 


19 
3 
5 

5 
6 
8 
5 
3 
5 
4 


38 
15 
14 

8 
17 
10 
11 

7 

6 
H3 

9 


6  3.7 
*  p.3 

9 
9 


10 

M 

4.0 
2.2 
4.8 

1.7 

2.8 
1.9 
1.5 
3.8 
2.3 
2.6 
1.8 
2.5 
2.7 


3.3 
0.9 
0.9 
0.6 
1.0 
1.1 
0.9 
0.6 

0.4 
0.7 

0.6 
0.5 
0.5 
1.3 

0.5 


2.4 
0.7 


6.^0.7 
3.01.2 
6.70.7 
8.30.5 
8.70.5 
4.00.5 

3-3M 
6.00.7 

4.00.7 

8.70.7 
^.33.5 
3.O0.5 
5.O0.7 


.10 

.25 
.05 
.57 
.29 
.02 
.05 
.17 
.10 
.07 
.05 
.11 
.28 


.04 
.03 
.01 
.07 
.05 
.00 
.00 
.03 
.04 

03 

.01 
.02 

.03 


.31  .02 
.29  .02 


23 
11 
11 
16 
11 
o 

3 
6 
5 
7 
6 
6 
6 
6 
s 


16 
13  | 

11 
6.2| 

13 
Ik 
13 

7.2 

6.7 

13 

13 

B.2 

9.2 

11 

7.3 


.Of  2.210.6 
.0C0.0| .14' 

.ocjo.o'i  .01 
.1^0.1 1 .01 
.0C0.1  .37 

.oqo.oj.oi 
.000.0  J. 01 

.010.2  .00 


.010.0 
.020.1 
.010.1 
.000.0 
.000.1 
.020.] 
.01D.1 


.02 

.03 

.01 

.00 

.13 

.00 

.33 


144 
75 
65 
39 

71 

59 
63 
4i 

35 
56 
*3 
3* 
41 

36 
46 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OH 
TOWN 


SOURCE 


Mi  1 1  i grans  per  L  i  ter 


•  2 

!  S 


C  M  < 

O  C  1/1 

'J  J= 

a-  I  •  o  o 
ci  .  u  v. 

a    i>  ul  • 

O   l  Q.-^|  o 


— ! — 

.01  Il50 
.01  150 
.oo  147 


Foxbo rough 


Poxboro 
Pramingharr, 


Frmklin 
Pre e town 
Gardner 


Georgetown 


G.P.  Well  #1  -  P.S.  jjl 
G.P.  Well  #2  -  P.S.  #1 
G.P.  Wells  2,3  -  P.S.  #4 
G.P.  Wells  4,5,6  -  P.S.  #2 
Tap  in  Town  Hall 
MDC  -  Edgell  Hd.  P.S. 
KDC  -  Grove  St.  P.S. 
'.DC  -  Pleasant  P.S. 
Tap  in  Town  Hall 
G.P.  Well 
Tap  in  Town  Hall 
Drilled  V.'ell 
Crystal  Lake  near  P.S, 
Perley  Rrook 

Tub.  Wells  -  Tap  in  P.S. 
Metcalf  Well 


2 
20 
7 
8 
5 
20 

5 
7 
10 

3 
5 
15 

28 


1  77 


0 

18 


6.5 
6.6 

6.3 
6.6 

6.3 
7.2 
7.9 

8.0 
7.8 
6> 
6.3 
6.8 
6.9 
6.3 
5.8 
6.3 


21 
22 
21 

31 
23 
10 
11 
11 
10 
31 
16 
96 
11 
4 

"  7 
26 


i+0 

35 
39 
38 
38 
13 
13 
13 

10 

in 

*0 
1(  4 
17 

Q 

18 

36 


11 

19.7 
11 
13 
11 
4.0 
4.1 
h.l 
4.? 

55 
B.8 

30. 
>.0 
'.7 
>.4 

n? 


2.8 

2.5 
2.7 
1.6 
2.3 
0.8 
0.8 
0.7 
0.8 
6.4 
1.7 
7.0 
0.9 
0.4 
1 .0 
2.5 


12 

15 

13 

10 

12 

10 

11 

11 

10 

70 

1? 

9.0 

11 

4.7 

5.0 

8.0 


0.6 
1.2 
0.8 
1.0 
0.9 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
'.9 
0.6 
0.3 
1.2 
0.5 
0 

1.3 


.02 

.53 
.1 

.02 

.07 

.03 

.03 

.0 

.03 

.00 

.06 

.^8 

.09 

0.6 

.05 


.01 
.26 
.09 


13 
11 
13 


•  03j  12 
.01  12 


.01 
.00 

.00 
.00 
.00 
.20 
.5? 
.07 
.06 
.08 
.19 


5.6 
4.9 

4.9 
J'. 4 

15 
12 
17 
3.7 
3.2 
11 
16 


22i 

22  1 
22  J 


10  18 
6  21 


8 
7 
7 
6 

23 
9 

9 
8 
8 
12 
17 


12 
11 

12 
11 

127 

20 

21 

17. 

6.2 

8.0 

13 


.00?. 0 
.011. 7 
.011.9 
.003.9 
.00L.5 
.003.1 
.01.3.2 
.003.2 


.00 
.01 

.oo 

.00 

.06 
.05 

.00 
.02 


0. 
2.  c 
O.s 

o.c 

0.1 
0.1 
0.1 

o.6 


,12 
,49 
,01 
,01 
.02 
.01 
.02 


128 
141 
84 
78 

77 
76 

123  2 
46|  12;  3 
.0C  26Q  1 
.04  97 
,0C  47 
56  65 
.0^117 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 


SOURCE 


continued 

Georgetown 

Sill 

Gloucester 

Gosnold 

Grafton 

Granby 

Grar.ville 

Great  Barrington 


New  G.P.  Well 
Tap-Spring 

Tub.  .Vells-Mt.  Hermon  School 
Tap  in  City 

Tub.  Wells  after  Treatment 
Dug  V;ells-Tap  in  P. 3. 
G.P.  Well  at  No.  Grafton 
Deep  Tub.  Wells  in  P.  S. 
Tub.  Well  -  Tap  in  P.  S. 
Long  Pond  near  Gatehouse 
Pi It.  water  at  Filter  Plant 
East  Mtn.  Rep. 

Infiltration  Gallery-Tap  in  P.S. 
Green  R.  opp.  Infiltration  Gallery 


5 
0 
8 
72 
7 
5 

20 

B 

J 

5 

25 

10 

20 
2 
5 


6.5 
6.7 
6.5 
6.8 
7.0 
6.2 
6.2 
6.8 
7.5 
7.3 
6.9 
6.9 
7.1 
7.5 


Mi  1 1 i grams  per  Li  ter 


54 
25 

14 

8 
22 
28 
27 
78 

*3 
62 

7r 

39 
93 
85 


63 
38 
16 
28 
23 
67 
58 
117 
44. 

73. 
73. 
*5. 
95. 
92. 


18 
11 
''.5 

?.l 

21 
17 
35 
13. 
17, 
17, 
11 , 

25. 
24, 


4.0 
2.4 
1.2 
1.2 

"•3 
3.7 
3.5 
7.0 
2.7 
7.' 

7.: 

7. 
6. 


8.0 

0 

8.7 

3 
18 

23 
7.0 
4.0 
5.5 
5.5 
.3 
.3 
.7 


63 


93 


1.5 

1.0 

0.6 
o 
1.3 
4.7 
3.3 
0.4 

1.5 
0.5 
0.5 
1.0 
0.6 
0.6 


.07 
.16 
.11 
.11 
.06 
.07 
.44 
.01 
.08 

.04 
.01 
.06 
.00 

.03 


.16 
.01 
.00 
.01 
,00 
,00 
.47 
,00 
,00 

,06 
.02 
.01 
,01 
.00 


o 

—    I   E   1  *■> 

5  :  5  1  £ 


5! 


- 

C 

o  o 


o  <_>'  • 

a.-.- 1  o 


16. 

12. 

7.7 

5.? 

14 

7.6 

10 

11 

15. 

1.1 

1.3 

6.2 

*.7 

3.6 


14. 
10. 
6.5 
17. 
28. 
65. 
59. 
6.0 
5.5 
2.3 
2.0 
4.2 
6.5 
6.5 


155 
6jll3 
74 


0  .00126 


.02 

0 

71  .1C 


0114? 


.01 


.04 
.01 


331 


02248 

08235 
00104 
0114? 
05145 


91 

182!  ^ 


00181 


II 

p 


Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 


SOURCE 


Mi  1 1 i grams  per  Li  ter 


Is 


I  o  - 
I  a.— 


Greenfield 


Grotcn 


Grovelr.nd 
Hadley 

Halifax 

Hani 1 ton 


Glen  Brook  Upper  Res. 
Filter  Plant  -  Outlet. 
Tap  in  Town 

Dug  Well  near  Green  River 
Mill  Brook  -  C-.  P.  Well 
G.  P.  Well  -  Shattuck  Field 
Dug  Well 

Storage  Tank-Groton  School 

Tub.  Wells 

G.  P.  Well  #1 

New  G.  P.  Well 

G.  P.  Well  #2 

G.  P.  Well 

Tap  in  Term  Hall 

School  St.  Well 


17 

0 

0 

7 

70 
43 
65 
20 

13 
o 

2 
27 
15 
0 


39 
36 
31 
38 

20 
3]  32 
6|  41 
40 

26 
48 
73 


41. 
''3. 
4fi. 
39. 
46. 

45. 
39. 
47. 
hi. 
51. 
110 


76  110 


33 
37 
64 


33 
36, 
95. 


14. 
14. 

13. 
14. 

10. 
15. 
13. 
16. 
12. 
17. 

33 
33 
7.9 
10. 
24. 


1.7 
1.6 
2.1 
1.3 
5.0 
1.8 
1.5 
1.8 

2.9 
4.4 

6.5 

6.5 


3.C 
2.7 

4, 

2. Oil 
12 
7. 
4. 
6. 
7. 
6.5 
7.0 
7.0 


31 11 


2.7 
8.7 


11. 

20. 


1 . 
1.3 
.1 
.0 
P..1 
.3 
.0 
.2 
1.1 
1.7 
1. 
1.4 
1.2 
1.2 
'.5 


.05 
.01 
.07 
.04 
.09 
.07 
.02 
p.9 
.22 
.26 
00 
.00 
1.4 
1.0 
.05 


7.0 
6.3 
6.6 
6.4 
11. 
13. 
12. 
13. 
8.1 
16. 
1?. 
12. 


.4623. 
.3^24. 
.11  19 


10 
9 
10 

7 
14 

19 

6 
12 
10 
24 
37 
38 
11 

8 

47 


5.8 
5.0 
9.3 
2.3 

29. 
13. 
8.0 
11. 
12. 
13. 
8.3 
8.7 
14. 
17. 
45. 


07 
,00 


.oco 
.oco 
.oco 

.010 
.070 
.000 
.023 
.010 
.00? 
.002 

.18:) 

.08D 


.OOP 


0.3 
0.3 
.4 

.1 
.9 

.2 
.7 
.? 

.9 
.4 
.0 
.1 
.1 
.2 


,00 

.05 

.07 
,01 
.04 
.03 

.01 

.02 
.16 

.02 
.09 
.09 
,01 
.13 

.00 


97 
99 
107 
89 
152 
1  31 
112 
133 
117 
153 
199 
168 
119 
126 
310 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 

SOURCE 

Turbidi  ty 

Color 

Q. 

Hi  1 1 i grams 

per 

Liter 

Alkal inity 

Hardness 

Calcium 

Magnesium 

E 
"O 

o 

Ul 

Potassium 

Iron 

Manganese 

u 
*n 

Sulfate 

Chloride 

Pont  •  H 

Hatnil  ton 

Patton  G.  P.  Well 

1 

7 

6.6 

45 

90. 

25. 

6.8 

14. 

1.2 

.14 

.24 

17-. 

33 

29. 

Pleasant  Pond  Caisson  Well 

0 

0 

7.0 

117 

104, 

32. 

6.0 

13. 

1.6 

•  1" 

.05 

17. 

48 

19. 

Hanover 

Tap  in  Town  Hall 

1 

3<2 

6.2 

15 

45. 

11. 

3.9 

22. 

1.3 

.22 

.30 

19. 

20 

39. 

Hardwick 

G.  P.  Well  -  "New  Braintree" 

0 

3 

6.8 

19 

23. 

7.7 

0.7 

2.7 

0.7 

.01 

.00 

12. 

5 

4.8 

(Gilbertville) 

Hardwick 

Tub.  Wells  from  Tap 

0 

2 

7.0 

72 

112. 

41 

2.5 

11. 

3.1 

.03 

.00 

14. 

26 

33. 

(Water  Users  Assn.) 

Hardwick 

Tap  in  P.  S.  -  Tub.  Wells 

0 

0 

6.7 

23 

27. 

11 

0.5 

5.5 

1 .2 

.01 

.00 

13. 

5 

8.0 

(Wheelwright) 

Harvard 

Tub.  Wells 

0 

2 

6.3 

16 

23. 

9.5 

1.0 

5.3 

1.3 

.03 

.00 

11. 

14 

6.2, 

New  Drilled  Well 

0 

3 

6.7 

60 

81. 

26. 

3.1 

15. 

1.3 

.01 

.00 

12. 

15 

33.. 

Harwich 

Tap  on  System 

0 

12 

6.? 

14 

1?. 

2.1 

1.9 

10. 

0.7 

.01 

.01 

8.5 

6 

17. 

Hatfield 

Running  Gutter  Brook  Res. 

0 

3 

6.2 

22 

35. 

11 

1.5 

3.3 

1.0 

.02 

.00 

13 

11 

4.0 

Haverhill 

Millville  Res.  -  Tap 

1 

87 

6.P 

24 

39. 

12. 

2.3 

15 

1.6 

.43 

.03 

8.7 

15 

27. 

Crystal  Lake  near  Intake 

1 

23 

6.S 

13 

24. 

7.2 

1.4 

8.3 

1.4 

.16 

.05 

1.6 

11 

22. 

C  </l 

o  o 

<_>  c 


o  o'  • 


.oop 

.oco 

.010 
.000 


.2  .02 
.05 


.34 
.08 


0C2.4  .03 


0C0.4 


01 

00 

.odp 

.012 


.010 
.010 


0.7 
0.7 

.1 

.0 
.0 
.0 


.04 

.19 
.00 
.29 
.10 
.00 
.01 


202 
2q-7 
188 
67 

28o 

84 

76 
218 
76 

91 
149 

99 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 


SOURCE 


Mi  1 1 i grams  per  Li ter 


Cont'd. 
Haverhill 


Hingham 

Hinsdale 
Hoi brook 

Holden 
Holliston 


Kenoza  Lake  -  Tap  in  P.S. 

Johnson's  Pond  -  Tap  in  P.S. 

Gale  Hill  Res.  -  Outlet 

Tap  in  Town  Hall 

Pulling  Mill  Pond  -  Treated 

Reservoir  from  tap 

Supply  -  Tap  on  System 
RandolDh  -  Hoi brook  Joint 

Muschopaugp  Lake  -  Tap  in  Town 

G.P.  Well  -  Tip  in  P.S. 

G.P.  Well  ''1 

G.F.  Well  //2 


6.7 
6.6 
6.8 
6.7 
6.6 
5.5 
6.8 

6.6 
6.2 

6 

6.T 


15 
20 
12 
10 
30 
2 

29 

g 
16 
36 
18 


55 

33-1 

35 

>2. 
''?. 
5.0 

4^ 

17. 

22 
'+3 
38 


11 
10. 
11 . 
16. 
13. 
1.6 

12. 

^.fi 
7.9 
12. 
11. 


1.9 
2.0 
1.9 
2.8 
2.6 
O.h 
3.1 

1.0 
1.1 
3.3 

2.7 


12. 
fi.O| 
1^. 
15. 
15. 

0.8 

"52 

1.5 
7.7 
8.7 
30. 


1. 

1.4 

1.' 

0.8 
0.8 
0.5 
2.1 

1 
1 

1.1 
1.3 


.08 
.21 
.ofij 
.21 
.13 
.01 
.09 

.02 
.01 
.0 
.01 


.06 

03 

1"5 
15 
08 
01 

00 
00 

31 

00 


1.7 
2.h 
2.1 
12. 
10. 
3.1 
17.9 

1.1 
11. 
11. 


1^ 
1^ 
16 
10 

9 
7 

21 

3 
1 
6 
7 


18. 
17. 
22. 
2Q. 
28. 
1.0 
39. 

7.0 
20. 

2'J. 


.023.0 


.010.2 


.010.0 


.003. 


.003 


.003 


.OIL 


.033 


.00  3 


.033 


.00  ? 


.20 
.22 
.05 
.05 
01 
.36 
.11 

.09 
1.3 
.C2 
.01 


137 
110 

135 
17^ 
119 
28 
198 

58 
10? 

128 

200 
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Analysis  of  tne  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TO  VN 


SOURCE 


Milligrams  per  Liter 


7 

S  * 
-  <->l 

:  ol  i 


o  01  • 
a.— I  O 
u  |  visri  . - 
I    — t 


CONT'D 
Holliston 


Holyoke 


Hopetlale 

Ho pk in ton 
Hudson 


G.P.  .veil  £5 
G.P.  ..ell  ^ 
whiting  Street  Ros. 
Manhan  Res.  Cutlet 
Hugh  I'.cLean  Res. 
White  Res. 

Wright  ft  Ashley  Ponds 
Tub.  .-.ells,  Tap  in  P. 3. 
G.P.  Well  near  Kill  River 
G.P.  '.Veil  -  Fr-'it  St. 
Kane  Well 
Gates  Pond 


3.5 

5.1 
.0 

6.6 
6, n 
6.B 
6.9 
7.2 
7.3 
6.7 
6.2 
7.0 


20 
26 
7 

9 
9 

20 
83 
82 

?.h 
16 
9 


^9. 
^2. 
37. 
11. 
16. 
l  . 
28. 
56. 
10. 
31. 
35. 
?0. 


1't. 
11. 
11. 
3.0 
''.7 
3.6 
7.5 
11. 
5.8 
9.0 
10. 
6.1 


3.  *> 
3.2 
2.5 
0.6 
0.9 

0.  6 
2.0 
2.2 

1.  k 
2.0 
2.3 
1.3 


Ilk' 
10. 

1.83.3 
3.93.3 

2. Jo. 3 

3.83.2 


^0. 

17. 

15 


?.l 
1.3 
L.3 
?.9 


3.01.0 


.hh 
15 
.0^ 
?h 
07 
05 
.03 
.16 
.9"* 
.02 
.11 

07 


.17 
21 
01 
0? 
.01 
.02 
.01 

.oh 

27 
L01 
02 
01 


19. 
19. 

5 
5-5 
5.3 
6.1 

7.0 

14. 
11. 
16. 
15. 

1.3 


20 
IP, 
10 
5 

f, 
6 

Q 

1U 

10 

7 
l 

13 


18. 
16. 
6.0 
2.0 
5.5 
'*.3 
5.5 
I*. 
19. 
^5. 
26. 
7.3 


.0' 


O.li. 


.OlJO.Oi 
.010.0 

.013.1 

.013.0 
.000.1 
.0^3.0 
.001.2 
.0^3.1 
.001.1 
•01?.0 
.0*0.1 


156  3 
139 

96 

^7 

ho 

71 
193 
193 
142 

98 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TO..-N 


SOURCE 


Mi  1 1  i grams  per  L l ter 


o      u  o. 


0) 

•  (J 

o. 

-o  "-- 

c  i/i 

(5 

O  O 

l/> 

E 

•  o 

o 

u  i- 

<y  u 

O.-.- 

o 

Cont'd 
Hudson 

Ipswich 

Kingston 

Lakeville 


Lancaster 


Lanesbo rough 
Lawrence 


s'esgate  Crook 

Tap  in  Town 

Tap  on  System 

G.P.  .-.oil  -  Raw 

G.P.  Well  -  Treated 

Buena  Vista  Chared  Tap; on  System 
Drilled  Well 

Lancaster  Supply  -  Tap 
Tap  in  Town  (■'■■  800  Main  St. 
G.F.  ^ell  -  Tap  in  P.S.  jjfe 
G.P.  Wells  -  Tap  in  P.S.  #1 
Merrimack  R  -  Intake  at  Filter  Pl^r.t 


110 

38 
0 
10 

8 

0 


15.9 


17.1 

6.1) 


pos 

21 
16 
^4 
36 


lA 

5.9 
5.9 
7.4 
^05.6 


39 
26 
?5 
158 
12 


21. 

68. 

27. 
39. 

C7 

31. 
33. 
32- 
220 
18. 


6.5 
18. 

7.7 
10. 
10. 

16. 

8.5 
9.1 
9.1 
65 
5.6 


1.2 

c  -7 

1.8 
3.3 
3-2 
4.0 

2.^ 
2.3 
2.3 
1''. 
1.0 


^.qi 
16. 

20. 


•2 


50 
14. 

10 
6.TI 

6. 


11. 


0 
1.8 
1.1 
0 
2.1 
1.8 

0.6 
0.6 

5 
0.8 

1.2 


.11 

.15 
.02 

.49 
1.1 

00 

.04 
.02 
.0? 
.00 
.?0 


ns 
03 
03 
.08 

.04 
.12 

.00 
.00 
.00 
.00 
.04 


5.5 
14. 
11. 
16. 
16. 
14. 

16. 
15. 
16. 
4.9 

4.7 


21 

23 
■j 

31 
16 

h 
8 

9 
14 


9.0 

24. 

28. 

1. 

8.3 

21. 

9.3 
6.2 
5.7 
9.3 
19 


040.3 
0.5 


.0 

.OlJO 


.0 

.oqi 


.nro 
.nco 
.5*0 


3 

1.4 
.4 
4.9 


,oqo.7 
.000.7 


.01 
.08 
.09 
.01 
.02 
.00 

.23 

.05 

.00 
.00 
.01 


64 
265 

m 

127 
228 
190 


107 
87 
83 
333 
107 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
averages  uf  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 


SOURCE 


Lawrence 
Cont'd 


Lee 


Leicester 


Outlet  of  Dist.  Res. 

Tap  at  Central  F'ire  Station 

Tap  at  L.2.S. 

May  Street  Spring 

Codding  Brook  -  Upper  Res. 

Codding  Brook  -  Lower  Res. 

Basin  Pond  Brook 

Henshaw  Pond  -  Direct 

Pilt.  Water  at  P.S. 

Tubular  Weils  -  Tap  in  P.S. 

Drilled  Well  #1  -  Tap  in  P.S.  Paxtor. 

Drilled  Well  #2  -  Tap  in  P.  S.  Paxton 

Drilled  Well  #3  -  Tap  in  P.S.  Paxton 

Drilled  Well  #4  -  Tap  in  P.S.  Paxton 

Jin  Dandy  Dug  Well,  Paxton 


6.4 
6.9 
7.5 
7.5 
7.0 

7.0 

7. 
6.8| 

7 

6.9) 

6. 

6.7| 

7. 

7. 

7.H 


Hi  1 1 i grams  per  Li ter 


16  38 


19 
18 
46 
n 

26 
10 

16 
16 

29 
28 
59 

73 

84 
20 


37 
36 
61 
11 
31. 

20. 

23. 
3. 
26. 
k2. 
8^. 
80. 

67. 
26. 


14. 
13. 
13. 
18. 
3.0 
7.9 
4.3 
6.9 
6.9 
10. 
I*. 
30. 

29. 
24. 
8.4 


1.0 
0.9 
0.9 
4.0 
0.8 
2.7 
1.2 
1.3 
1.3 

0.2 
1.6 
2.2 
1.9 
1.6 
1.3 


14 
14 
5.0 

7.C 
11. 

10. 

15. 


10.1.1 
10.1.1 
10.1.1 
8.51.8 
4.^0.9 
1.30.7 
1.00.8 


2.51 

2. 

1. 

3. 

^. 

2. 

1 . 


5.5  ?. 


.08 
.39 
09 
.00 

.17 

01 
.21 
.16 
.10 
.00 
.07 
.10 
.00 
.01 
.01 


04 |3.9 


5.6 
5.? 
21. 
5.1 
6.3 
5.0 
3.6 
3.6 
12. 
16. 
12. 
12. 
14. 
12. 


19 
19 
18 

8 
6 
6 

10 
10 

7 

0 
12. 
23 
5|19 
11 
9 


20. 
19. 
19. 
20. 
2.0 
1.8 
3.3 
23. 
22. 
12. 
15. 
20. 
14. 
6.0 
9.0 


.170.4  .22 


.06 


o  c 


•  a  o 

u  L. 

a  u  • 


'5| 


122| 


.50| .08|ll8 


•  130.5|, 
.0Cl.ll. 

.oio.ol 

.000.0 
.050. 1 
.010.1 
.010.2 

.oco.^ 

.0C2.0 
.0C2.2 
.0C0.4 

.oco.o 

.002.4 


oi  j  115; 
137 
38 
69 
50 
123 
123 
94 
136 
225 
208 
171 
96 


00 
00 
00 
,00 
.02 
.32 
,  00 
,00 
.00 
.00 
,00 
.00 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 


SOURCE 


li 1 1 igrams  per  Li  ter 


-o  "S 
c  in 

o  o, 


0)       •  o  o 

a.  I  uu 
a.  o  <_> 
o    a.—  o 


Lenox 


Leominster 


Lincoln 

Littleton 
Longmeadcw 


Lower  Root  Res.  near  Gatehouse 

Woolsey  Res.  near  Gatehouse 

Fall  Brook  Res,  Sur. 

Simonds  Pond  Raw  Water 

Simonds  Pond  Pinal  Effluent 

Dist.  Reservoir  near  Gatehouse 

South  East  Well  Field  -  Tap  in  P.S. 

Wachusett  Res.  MBC  Clinton 

Gravel  Packed  Well,  S.E.  Corner,  Tap  in 
Pumping  Station  110 

Sandy  Pond  near  Gatehouse 

Tower  Road  Gravel  Well  -  Tap  in  P.S. 

New  G.  P.  Well 

G.P.  Well  01  on  Bark  Haul  Road 
G.P.  Well  #2  on  Pondside  Road 
Tap  in  Town  -  after  Treatment 


10 
10 
12 
~Y) 
25 
12 

5 
10 

20 
22 
15 
0 
0 
0 
7 


7*4 
7.4 
6.4 
5.7 
9.1 
7.2 

7.* 
6.6 


65 
1*7 
5 
3 
i? 
6 

23 
8 


7.0 

6. 
6. 
6. 
7. 
7.9 


12 

2 

25 
1? 
h0 

53 
d  5" 


56. 

bo. 

5.7 
5.7 
17 
5 
12 

13 

13 
13 
49 
35 
63 
55 
51 


17. 

12, 
1.8 
1.7 
5.9 
1.5 
4.0 
4.1 

4.0 
3.3 
15 
9.9 

21 
17 
16 


3.3 

2.2 
0.5 
0.3 
0.4 

0.3 
0.5 
0.7 

0.8 

1.0 
2.7 

2.4 
3.7 
3.1 
2.9 


1.0 
1.3 
2.7 
5.0 
5.3 
2.7 
2.0 
6.0 

2.0 
k.l 
10 

13 
5.' 
kj 
11 


0.6 
0.9 
0.6 
0.4 
0.4 
0.4 
1.0 
0.6 


05 

40 

.12 

.27 

.10 

.06 

.02 

.01 


102 
11 

08 

.0713 
.05 
.0 

.oc 

.0 


4.0 
6.8 
3.2 
.9 
4.0 
5.7 
12 
3.8 


.04 

.05 

.2C 
.0 
.01 
.02  . 


.0C  1 


0. 
0. 

2. 
1. 
0. 

0.4  .011  .0(6 


0^0.8 
0?  15 
1(6  15 
04  14 
J  14 
14 


6 
10 
7 
7 
5 
5 
5 

5 
11 
18 
15 
29 
20 
33 


2.5 

2.5 

5.2 

8.7 

11 

4.7 

4.5 

9.0 

3.0 
9.0 

18 

29 

4.3 
3.0 

52 


.03P.0 
.0^3.0 
.010.0 
.000.1 
.000.1 

.0C0.1 

.oco.o 

.0C1.0 
.0C0.6 


.0 


0.0 


.020.0 
.010.1 


.02 

116 

3 

01 

1 02 

.04 

36 

3 

.00 

44 

3 

.00 

63 

3 

.01 

29 

3 

.00 

40 

1 

.02 

60 

1 

.00 

40 

1 

.00 

47 

3 

.02 

146 

1 

.63 

150 

1 

.00 

150 

3 

.00 

129 

3 

.04 

149 

3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 


SOURCE 


Lowell 


Lowell  (Hospital) 

Ludlow 
Lunenburg 

Lvnn 


Raw  Water  -  Merrimack  River 
Filter  Effluent 

Black  Brook  Gravel  Packed  Wells  -  Tap 
on  Main 

Lower  Black  Brook  Gravel  Packed  Wells 
Tap  in  City  -  6th  Street  Meter  Shop 
Deen  Tub.  Well  -  Tap  in  Hospital 
Lowell  Gen.  !;oso.  -  G.P.  Well  $2 
TaD  in  Town,  Ludlow 
Tap  in  Town  Hall 
G.P.  Well  off  Lmcaster  Avenue,  Tap  in  P.SV 
G.P.  Well  #1 

'■arch  Pond,  N^ar  Gatehouse 
.:reeds  Pond,  Surface  near  Gatehouse 
Hpwkes  ror>d,  near  Gatehouse 
•<ald' n  .-'ond,  Surface  near  ^-atehovse 


55 


6.7 
7.* 


Mi  1 1 i grams  per  Li  ter 


11 
15 

23 
23 
19 

100 
91 

8 

21 
21 
H 
21 
30 

6] 
% 


72 
70 

13 

HO 

15* 
16 
37 
35 
1*1 
31 
17b 

77 


53 


77 
72 

15.9 

>0 
*8 
'.3 
13 
11 
13 
.9 
.3 
1* 

10 


0.7 
0.7 

1.0 

l.o 

0.7 

3.1 

1.2 
1.1 

1.5 
1.8 

3.1 
1 

10 


7.7 

17 

65 
70 
20 
12 
11 
5.3 
12 
13 
18 
11 
55 
12 
i0 


1.0 
1.1 

1.8 
1.8 
l.l 

3.8 
3.7 
1.0 
2.7 
2.6 
3.6 
1.1 
1.7 
^•5 
1.9 


.32 
.05 

.18 
.55 
.05 

.01 
.02 
.16 
.05 
.13 
.01 
.05 
.12 
.21 
.21 


.05 
.05 

.52 
.51 
.03 

.00 
.00 
.01 
.02 

.06 

.01 
.01 
.03 
.06 
.06 


6.2 
5.6 

16 
16 
6.2 

18 

18 

3.8! 

15 

16 

H 

1.6 

2.3 

9.1 

i».o 


2  I 


9.2 

11 

125 
125 
15 
13 

26 
11 
28 
25 
39 
15 
'»5 
62 
53 


O  O  1/1 
o  ™ 
El 
•  Ol  o 

<J  '- 

a  o 
a.—  o 


0.6 
.36 

.01 

.03 

.20 

.01 

.^1 

.  "0 
.01 

•nl 
."1 

.00 
.01 
.10 
.06 


0.2 
0.1 


.02 


68 


.00  101 


1|.17 
.03 

01 

08 


390 
100 
115 

320 


06  290 


.15 


3<"H7 
02116 
nsiPo 
16P 
O0P1? 
.0127^ 
2\  .O02'<5 


62 


-  29  - 


Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TCWN 


SOURCE 


Lynr. 


Lynnf  ield 


K?nchestcr 


Mansfield 


Marion 


Siui^us  Ri"er  at  In'ake  to  W=ter  /orks 
Ipswich  :,iver  at  Intake 
Tap  in  City 

Tap  in  P.. J.  Phillips  Rd. 

Gravel  Packer!    ell  #1,  Tap  in  P.S. 

Gravel  Pond,  "ur^ace  rear  Intake 

Crivel  Pond,  lap  in  t.  ..  (Tr^at^ ) 

New  Gravel  Packed  ./ell  1-near  M;>in  P..'. 

Gravel  P -eked  Well  1-no-ir  Main  .S., 

Tap  in  P.S. 

Gravel  Packed  ./'ell  2-.i'est  Mansfield 

Gravel  racked    ell  3- .est  I->nsfield 

Tap  in  Town  Hall 

Gravel  Packed  ^1-T.ast    ell,  Rochester 

•xr^vel  Packed    e'l  ''2-Pochester 
Tuoular  ./ells,  Mary's  Pond  Rd.-~ocho<?tpr 


•Mi  1 1  i grams  per  Li ter 


9^ 
150 
27 
18 

O 

1? 

10 

10 

10 

8 

? 

c. 

13 


7.1 
6.8 
6.8 


6.6 
6.9 
7.0 

6.5 
6.1 

6.1 

6.2 
6.1 
6.1 
*.3| 


65 
23 
?5 


15 
37 
18 
35 
10 

13 
1'* 

15 

17 
\h 

"1 


77. 

h8, 
P-57 

67, 

31, 
29 
63 
18 

35 
35 

33, 

1 7 
16, 
'1. 


10 
10 

8.0 
15. 
".6 
7.2 
1*. 
5-3 

10. 
10. 

10 

4.3 
3.8 

14 .  T 


11 

2.2 
5. 17 
30. 
7.2 
2.8 
2.  7 
6. 5 
1.1 


2.2 
2.P 

1.6 
1.4 
1.9 


36 
2"1 
25. 
23. 
19. 
9.0 
11 
21 

7 


11  . 

10. 

10 

8 
q 


5 

H.6 
.4 
.1 
2.1 
2.1 


lr  1.05 
1.1  .16 


03. 9 


).9 
0.9 

3.6 
.4 
.3 
.5 


71 


.19 

03 

02 
.09 
12 
.0 
.00 

05 
5^ 
00 
25 
12 
13 


.00 

00 

03 
03 
07 
00 

3-3 

Oii 
03 
LO? 


7.7 
9 
2. n 
22. 
1't. 
2.2 
2.° 
19. 
12. 

12. 
]4. 
12. 
11. 
11. 
16. 


12 
20 
13 
20 
15 
1"? 
l'i 
16 
8 

8 

9 

6 

15 
lh 
18 


5*5 
'tO 

»»8. 
32. 
3*». 
16. 
17. 
38. 

10. 
25. 

18. 
8.8 
11. 


O    ;  1- 

J  !  s 


J? 

OO11.1  ! 

or;  i 

■|o  ! 
St-  . 


O'lD.Oj.OO 
c7p.3i.00 
.08 
•05 

OOP.  I 


,013.? 
.00 


.01 


. 001.0 

.001.5 


O.Q.OO 

07 
07 


.on.  3 

.01?. 8 
,013.9 
.00 
.02 
.02t) 
.000.1 


0.* 


.38 

.20 
.06 

.58 

1.2 
2.2 


4 


?97 
186 
211 

3-0 

212 
111 
115 
235 
75 

1'6 

1?5 
116 
93 
79 
K0 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  CR 
TOWN 


SOURCE 


Milligrams  per  Liter 


Li  f  I 
E  «*- 
<U  I    •  o  o 
a  I  ul 

: .      o  J 

o     a.-'-  o 


Ccntjd. 
Marion 

Marlborough 
Marshf ielri 


Mash pee 


Tubul-.r   .ells,  P. 3. -Marion 
Tap  on  oystem 

Millham  Brook  Reservoir  near  P. 5. 

Lake  Williams  near  P.S. 

MDC  Supply 

Tubular  Wells 

G.P.  Well  #1  i  jrrwce  Brook 

CP.  Jell  #2  Furnace  Brook 

G.P.  Well  #3  Furnace  Brook  Main  & 
Furnace  Streets 

G.F.  Well  #4  !\irnace  Hrook-Vbeeler  Pit 

Tap  in  Tovn  Hall 

G.P.  Well  $1  Highv/ood  ht^r  Co. 

G.P.  .veil  02  Highwood  .Vater  Co. 

Tap  on  System 


3.2 

5.1 
5.6 
8 
8 
5.5 
S.h 
5.2 
5.3 

S.4 
5.3 

3.5 
5.7 


p.5 
1 

12 
16 
7 
13 
19 
13 
12 

15 

21 

8 
6 
12 


20. 

19. 

hp. 
kh. 
14. 
16. 
hh. 
21 . 
26. 

18. 

32. 

12. 
10. 
17. 


5.0 
5.8 
1?. 
13- 
4.3 

3.5 

10 

6.1 
6.1 

•'•-3 
7.8 
2.7 

1.9 
5.0 


1.6 
1.6 

2.7 
2.7 


8.0 
R.c 

6'. 


1.6 
4.H 

2.7 


1.31 
1. 
2.5 
2.6 
7  6.30.9 
3.8 
1.1 

1.0 
0.9 


1.8 
2.9 
1.*' 
1.2 
0.9 


11. 

22. 

23 


50 


.5 
fl.O 
.7 
.7 

7 


1 


.0 
.03 

17 

,07 
,02 

.05 
05 
.29 

,21 
02 

,12 
,01 
,01 


.01 


13 


0C  11 


.07 
.03 

00 
.01 
.00 

.05 

.00 

.01 

01 
LOO 

00 

.00 


8.2 

0.8 

4.2 
15. 
16. 
15. 
15. 

17. 

16. 

9.0 
9.5 
11. 


8.5 
11. 

*5. 
89. 
li. 
22. 

45. 
42. 

31. 

15. 
36. 
17. 
14. 
14. 


.0C0.2 
.OC0.3 
.0C0.3 
.0^0.2 
.(  l|0,2 
.000.3 
.001.1 

.000.8 

.0C0.3 


.oco 

.000 
.000 

.000, 
.000 


3.6  66  1 1 

5.71*6  i  3 
.01:103!  3 


.01 
.00 
.01 
.OA 

.03 

.02 

.09 
2.2 
.01 
.00 
.01 


3^5 

71 

85 

181 

161 

138 

85 
1*0 
73 

67 

•7^ 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 

SOURCE 

Turbidi  ty 

Color 

m 
a. 

Mi  1 1 i grams 

per 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

Magnesium 

Sodium 

Potassium 

Iron 

Manganese 

Kattapoisett 

G.  P.  Well  #3 

1 

5 

6.6 

15 

18. 

M 

1.5 

6.0 

1.2 

.13 

.00 

Tubular  Veils  #2 

0 

3 

6.7 

19 

21  . 

2.J* 

7.7 

2.6 

.0^ 

.00 

Tap  in  Town  Hall 

0 

2 

6.5 

lit 

18. 

*.9 

1.2 

6.0 

1.2 

.01 

.00 

Maynard 

White  Pond  Near  Gatehouse 

0 

5 

6.8 

9 

13. 

3.5 

0.8 

7.0 

0.8 

.0* 

.01 

Uuirk  Well,  Gravel  Packed 

1 

20 

6.4 

19 

44. 

13. 

3.1 

9.0 

2.0 

.6U 

,06 

Kedf ield 

G.P.  Well  #1 

0 

0 

6.7 

39 

68. 

17. 

6.0 

17. 

1.0 

.0^5 

.01 

G.P. Well  #2  Charles  River 

2 

0 

6.7 

140 

69. 

18. 

5.6 

23. 

1.2 

.15 

.01 

G.P.  Well  #3,  Elm  Street 

0 

7. 7 

50 

34. 

9.1 

3.0 

19. 

0.9 

.01 

.00 

Tap  in  Town  F?ll 

0 

5 

7.9 

so 

36. 

9.  5 

3.1 

19 

0.8 

.02 

.00 

Kedfield 

58 

''0. 

.02 

(State  Hospital) 

Tubular  Wells,  Tap  in  P.S. 

0 

7 

7.1 

11. 

3.1 

21 . 

0.7 

.01 

Tap  on  System 

0 

3 

7.8 

5? 

35. 

9.1 

3.0 

'1 . 

0.7 

.02 

.00 

Kedway 

Gravel  Packed  Well,  Tap  in 

P.S. 

1 

3 

6.8 

29 

50. 

14. 

3.8 

14. 

1.4 

.16 

.00 

Gravel  Packed  Well,  Tap  in 

Oakland 
St  P.S. 

1 

1? 

6.1 

16 

36. 

10. 

2.'t 

ill. 

1.9 

.23 

.10 

Merrimac 

Tubular  Wells,  Tap  in  P.S. 

19 

95 

6.1 

21* 

50. 

15. 

2.8 

18. 

2.U 

5.2 

.61 

f'ethuen 

Tap  in  Town  (Lawrence  Supply) 

0 

12 

7.0 

16 

ko. 

l4. 

1.0 

11 . 

1.3 

0.7 

.02 

?'<=>tropclitan 

Quabbir.  Reservoir  in  or  near  Tunnel 

0 

0 

7.? 

8 

9.1 

2.6 

0.6 

3.0 

0.6 

.0"3 

.01 

11 

1 3 

12. 

2.1 

21 

17 
17 
16. 
16. 

16. 
15. 
18. 

15. 
16. 

5.6 


9.3 
10. 
11. 
13. 


28  15. 
45. 

1*0. 

13. 

14. 

18. 
15. 
2h . 

22. 
38. 
23. 
5.0 


16 
16 
15 
15 

5 
12 
11* 
8 

26. 
18 

5 


.00 

.013 
.oop 

.013 
.02 
.00 
.00 
.00 
.OOP 

.01 


n  I    4>  1    •  O:  o 
l.      a  1  o  1. 
*j  ■    a.    a>  o' 

■r-  O  Q.-H  O 
z  I  u  -' 

01  j.01  ,  73  3 
.J  ,0.4  j  83 1  3 
.2  .22  !  71 


.1 

0.5 

4.J 
0.' 

.6 

1.2 


.013.7 
.OOL.^ 
.01?.2 
,113.1» 
.0^3.7 


.021  0.4.06 


.00 
.02 
10 
16 
.01 
.00 

.01 

.01 

.00 
.02 
.12 
.00 


6^ 
1U0 
'35 
235 
142 
141 

165 
155 
151 
134 
190 
133 


(  Rel ehertownl 


Tntakp 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 


SOURCE 


Cont'd 

Metropolitan 
(Belchertown) 

Metropolitan 
(Doston) 

Metropolitan 
(Clinton) 


Metropolitan 
(Frair.ingh;»n) 

I-ietrc  poli  tan 
(Sudbury) 


Ware  River  at  Shaft 

Tap  at  600  Washington  Street 

Entrance  to  tunnel  in  power  house 

Wacbusett  Reservoir 

Entrance  to  Aqueduct  in  power  house 

Quinapoxet  River  above  Dam  at  Oakdali  1 

Stillw-T+.er  River  Just  above  high  wit/irO 

Mark  of  Reservoir. 

Gates  Brook  just  above  Reservoir 

Pramtnghain  Reservoir  3  near  Rate- 
house 

Sudbury  Reservoir  surface  near 

Gatehouse 

Walkers  Brook  Effluent  0 


7.3 

23 

23 
28 
25 
58 
48 


6.4| 

;.6 

7.0 
7.0 
5.8 

5.6 


Mi  1 1 i grams  per  Li  ter 


.7  ?6 


5.9 


21 

15 

14 

29 


9. 

15 
15 
15 
15 
15 

105 

38. 

37. 
48. 


2.7 

4.3 

4.5 
4.7 
4.3 
4.6 

4.5 

35. 

11. 

11. 
15. 


0.5 

0.8 

0.8 
0.R 
0.8 
0.8 

0.7 


4. 

2.? 

2.1 

2.5 


4.^.8 


7.01.0 


7. 
7.C 
7.C 
8.5 
6.< 


CI 


3 'OS 


3?. 

24. 
70. 


.0 

.0 
.0 
ft.  - 1 


6.1 

2.7 
2.7 

4.3 


.42 
.07 

.04 
.05 
.03 
.16 
.15 

1.7 

.17 
.16 

.02 


6.1 

5.9 

4.7 
4.8 
4.8 
6.9 

8.2 

11. 

2.6 

2.7 
9.2 


7.2 
13. 

12. 
12. 
12. 
14. 
9.8 


921  214 


.03 


.oco.o 
.130.4 

.0Z0.2 
.0ZD.3 
.010.2 
.020.4 
.020.4 

.012.2 


0.4 


.070.4 
.0C0.1 


■  ui  a. 

C  UV  «3 

§  1*. 
o  o 
1  1.! 

0.-H  o 


.00 

.18 
.01 

.00 

.01 

.02 
.00 

.01 

.02 
.00 

.10 


45 

73 

68 
68 
65 
71 
58 

790 

195 

175 
390 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  CR 
TOWN 


.v.'URCE 


Mi  1 1 i grams  per  Li  ter 


QJ     |  -O 
S- 

o 
o 


I  -co 
i  a—  o 


JontM 

Metropolitan 
(Chestnut  Hill) 
(Weston) 

(Revere) 
(Norumbega) 

(Stoneham) 


Kiridlebo rough 


Terminal  Chamber 
Weston  Reservoir 
at  Gatehouse 
Tap  in  Revere 
Norumbega  Reservoir 
at  Outlet 
Spot  Pond,  from 
Gatehouse 

Dug  Well,  Raw  Water 
Pinal  Effluent  of 
Cand  Filters 
G.P.  Well  ffl 
Rock  Village 
G.P.  Well  l}2 
Rock  uillage 
G.P.  Well  lb 
East  Main  ^t. 
G.P.  Well  ffh 
Tap  in  Town  Hall 


?3  5.9 

25  5.9 
^5  5.3 

23  7.o 


5.7 
5.2 

5.9 
5.2 


0  S.o 
3  5.2 


5.9 

5.1 


5 

22 

20 

10 

9 

15 
9 

13 


19. 

15. 
16. 

15. 

16. 
Uh. 

i*3. 

?2. 

20. 

27. 
21. 
24. 


5.9 

?.7 
5.0 

*.7 

5.0 
135. 

1  ^. 

5.2 

"•7 

7.5 
5.2 
6.2 


0.9 

0.9 
0.8 

0.9 

0.8 
3.0 

?.5 

2.0 

1.8 

2.0 
1.7 
1.9 


^.C 
7.C 

7.C 

7.5 
33. 

xp< 
20. 

7.C 
18. 
17. 


1.1.03 

] .C .01 

0.  7.46 

1.  c .0^ 

1.3.05 
1.S.55 

1.9.05 

,00 

1H.08 

l.S.ll 
I.e. 01 

i.e. 31 


.01 

.01 
.00 

.01 

.01 
.15 

.00' 

.00 

.02 

.05 
.08 
.08 


4.8 
3.7 

'4.7 

'i.O 

13. 

12. 

13. 
1^. 
17. 

1""!. 
13. 


5 

9 

8 
14 

12 

4 

4 

8 
7 
6 


15. 

1^. 
11. 

12. 

16. 
"0. 

55. 

^9. 

"2. 

14. 

32. 


. 0'0.3 


.ni|0. 
.Oln. 


.0C0.3 


.020. 

.012. 
.0C~. 
.OCT  . 
•  0C1 . 
.011. 

.oro. 
.001. 


.03 

.01 

.88 

.01 

.02 

.00 

.00 
.03 

.oh 

.01 
.02 
1.1 


85 

65 
68 

64 

77 
238 

228 

15? 

160 

99 

1*7 

H7 
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Analysis  of  tne  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 

TOW! 

SOURCE 

Turbidi  ty 

Color  j 

X 
Q. 

■li  1 1  i  grams 

per 

Liter 

>/>  , 

V 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

Magnesium 

Sodium 

Potassium 

Iron 

Manganese  | 

Si  1 ica 

Sulfate  | 

Clt  loride 

Ammonia  N 

nitrate  ii 

Copper 

•  OI  Q. 

^>  E 

o  o  *o 

o  .c! 

e.i 

■  oi  o 
U  w, 
O  U|  • 

c--1  o 
-n  rz]  s 

Milf ord 

Charles  River,  Inlet  to  Filters 

1 

52 

£.6 

7 

1 1 . 

3.0 

0.8 

6.c 

0.7 

.24 

.02 

>'.3 

7 

.01 

0.0 

J.] 

5? 

3 

Wells  &  Cutlets  of  Filters 

Tap  in  T.  S. 

1 

27 

7.1 

28 

16. 

4.4 

1.1 

14. 

o.c 

.39 

.05 

5.6 

o 

* 

.00 

0.1 

,00j  07 

3 

iy\ii.a  otMet  weil 

7 

2? 

40 

38. 

11. 

17. 

l.J 

3.6 

.65 

15. 

5 

22. 

.06 

0.2 

.15 

144 

3 

Killbury 

Dug  '-.'ells,  Tap  in  P.  S. 

0 

6.C 

18 

23. 

6.9 

1.3 

14. 

1.8 

.09 

.2^ 

11. 

8 

37. 

.00 

0.3 

.0^5 

120 

3 

Dority  Pond,  Gravel  Packed  Well, 

Tap  in  P.S. 

0 

7 

5.9 

18 

68. 

21 . 

3.6 

70. 

3.3 

.01 

• 

1?. 

17 

114. 

.00 

1.3 

.00 

380 

3 

Gravel  Packed  Well,  Oak  Pond 

0 

-7 

5.9 

1" 

67. 

21 . 

3.6 

63. 

3.2 

.03 

.22 

12. 

20. 

101. 

,00 

1.3 

.04 

33o 

3 

Jacques  Curve  Well  #1 

0 

3 

5.6 

60 

ho. 

13. 

2.0 

68. 

4.4 

.0? 

.10 

16. 

20 

63. 

.07 

1.8 

1.2 

327 

3 

Millie 

G.P.  Well  </l  -  Tap  in  Pump  Station 

0 

? 

5.5 

33 

71. 

17. 

6.8 

13. 

1.6 

.02 

.00 

19. 

19. 

32. 

,00 

2.0 

.00 

201 

3 

G.P.  Well  #2  -  Tap  in  Pump  Station 

0 

22 

5.3 

36 

9*. 

23. 

8.8 

20. 

l.R 

.02 

.06 

17. 

26 

59. 

.on 

1.5 

.03 

290 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

13 

5.6 

44 

78. 

19. 

7.9 

14, 

1.6 

.04 

.01 

17. 

31 

35. 

,00 

1.3 

1.5 

21  7 

3 

Monroe 

Raw  V.'ater  at  Filter  Plant  Tap 

1 

12 

7.0 

12 

15. 

4.6 

0.9 

2.C 

1.0 

.09 

.00 

7.0 

5 

4.2 

,00 

0.1 

.00 

43 

3 

Filtered  Water  ft  Filter  Plant,  Tap 

Clear  Well 

0 

7 

7.0 

13 

17. 

5.0 

0.9 

2.C 

l.i 

.03 

.00 

6.6 

ii 

3.7 

.00 

0.1 

.00 

46 

3 

Ken son 

Gravel  Packed  Well  off  Palmer  Road 

0 

3 

5.4 

12 

50. 

14. 

3-7 

10. 

2.9 

.00 

.00 

17. 

10 

35. 

,00 

2.4 

.01 

162 

2 

Cor.ant  Por.d 

1 

"5 

5.6 

5 

9. 

2.0 

1.0 

2.C 

0.4 

.18 

.06 

9.2 

7 

9.0 

.03 

0.1 

.00 

1 
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Analysis  of  trie  Water  of  Public  Water  Supplies 
•werages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


1 


CITY  OR 
TOWN 


SOURCE 


Milligrams  per  Liter 


=  I  "° 
o  i- 


C  1/1 

o  o 

O  -CI 

el ' 

<J  l- 
o  u 
On- 

i/1  X 


01  i 


Cont' d 
Monson 


Montague 


Nantucket 

(Siaconset 
W.  Dept. ) 


Nantucket 
(Wannacoamel 


Bethany 

Gravel  Packed  Well  -  Sunyon  Road 

Monson  State  Hospital  -  Gravel  Packed  'ell 

Monson  State  Hospital-Tubular  Wells  (Before 
Treatment) 

Monson  State  Hospital  (After  Treatment) 

Springs,  Tap 

Lake  Pleasant  Direct 

Packed  Well  off  Central  Street 

Artesian  Well 

Reservoir 

Dug  Wells,  Tap  in  P.  S. 
G.  P.  Well,  Tap  in  P.  S. 
Tap  on  System 

W.  Co)      Tubular  Well,  Wyers  Valley,  Treated  VJater 


6.4 
6.4 
6.4 

e.h 

6.6 
6.6 
7.5 

7  ? 

7.2 

6.6 
6.7 


15 
17 

22 
20 

22 
2h 
7 
61 

93 
94 

*3 
28 


57  J 


16. 


2S. 6. Q 
30.^.3 
28.7.7 


6.7  27 
6.719 


31. 
37. 
9. 
^6. 
38. 
39. 
29. 
38. 
^0. 

26. 


8.3 

11 

3.0 

20. 

10 

10. 

5.2 

12. 

8.5 
6.4 


^.0 
1." 
2.2 
2.0 

2.3 
2.1 
0.5 
4.2 
5.5 
5.6 
1.9 
2.1 

1.9 
2.1 


1^5. 

s  1 


4.C 
2.C 


9.0  ''.E 

7.3  2.4 

9.0  2.E 

3.8  0.7 

2.7  0.= 

3.7  1.6 


29. 

37 

13. 

13. 

16. 


0.1 

0.  T 

1. 

1.  H 

0.8 


.02 
.00 
.05 

.04 

.00 
.01 

.08 
.05 

.10 
•  1C 

.04 
.07 
.06 

.01 


.01 
.00 
.00 
.00 

00 
00 
01 
14 
CI 
01 

.05 

02 
,02 

.00 


1S. 

16. 

20. 
18. 

20. 
14. 
7.5 
17. 
8.5 
8.2 
6.2 
1?. 
9.8 

6.8 


13 
10 
13 
13 

1^ 

7 

6 

23 
8 


42. 
11. 
15. 
11. 

14. 
12. 
5.7 
8.8 
12. 
11. 
22. 


.01|5. 
.010. 
,0C1. 
.OOP. 


24. L00 
24. ,00 


23. 


.00(0 

.01J0 


.01,0 
Or 
01 
01 
00 


00 


.9 

.5 
.1 

0.0 
0.0 

0.1 
0.8 
1.4 

0.5 
0.4 


.05 

198 

2 

.01 

83 

3 

.03 

116 

1 

.36 

101 

3 

.52 

114 

1 

.20 

95 

3 

.00 

38 

3 

.00 

146 

3 

.04 

163 

2 

.07 

170 

2 

.04 

131 

3 

.03 

141 

3 

.04 

125 

2 

.09 

114 

3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  CR 
TOWN 


SCARCE 


Mi  1 1 i grams  per  Li ter 


o  o 
cv.- 


N'atick 


Needham 


New  iiedford 


O.F.  ^ell,  ''orses  >'ond,  Rogers  Kes. 
28  Beacon  St.,  Natick 

G.P.  Well  //l-Pin^  Oiks-  Pif  ter  Treatment 

G.P.  V.'ell  #3,  Pine  Oaks-Before  Treatment 

G.P.  Well  ^1,2,3-Pine  Oaks-After  Treatment 

Dug  Well,  Springvale-Tap  in  House 

G.P.  Well  #3,  Springvale-After  Treatment 

G.P.  Well  #4,  Springvale-After  Treatment 

G.i .  Well  ,^5,  Springvale-After  Treatment 

Tap  at  Town  Hall 

Dug  Wells,  Dedham  Ave. -P.S.  #1 

G.P.  Well  //I,  Charles  River  St.,  Tap  in  PS 

G.P.  Well,  Charles  River  P.S.  ff2 

G.P.  .-ell,  Charles  River  P.S.  #3 

KDC  -  Tap  in  P.S. 

Great    uittacas  Iond-Surface  n-^ar  Outlet 
to  Little    uittacas  Pond 


6.4 
6.5 
6.7 
6.6 


37 
59 
64 
s6 


7.0  59 


6.1 


65 


1.2  58 


7.1 


S9 


6.8  39 
6.4  19 
6.6  57 
7.0  68 
6.6  4Q 
6.c  6 


IS 

12] 

11? 

u 
8ft 

9 
8C 
8S 
104 

6* 
66 

78 

65 
17 


^6 
36 
34 
"^3 

27 
29 
?5 
28 
31 
18 
18 
22 
17 

J'.3 


8.1 
5.0 
7.5 
7.7 
4.8 
''.9 
4.2 
4.7 
6.3 
4.7 
5.2 
5.6 
5.1 
0.7 


2.H 

2. 

2.4 

2.9 

l.f 

?.7 

2.7 

2. 

l.S 
1.5 
l,f 
1.5 

0.5 


.1C 
,2C 

.4: 

.  ?; 


.01 
.01 
.02 
.01 
.01 
.00 
.01 
.00 

.on)  .oc 
.oc 

.0] 

,oo|  .o;1 
.00  ,o 


.0 

.3 


.01 

.00 


.10 


]  5 


15 
12 
15 
10 
16 
13 
19 
15 
15 
29 
10 
10 

11 

6 


165 
55 
55 
56 
54 
si 
51 
55 
7* 
50 
40 
32 
37 
10 


.0? 
.01 


.03)  0. 
,02j  0. 
.01,  0. 
.02  0. 
05  0. 

0. 
Oil  1.' 


.o; 


.01 


1    53   6.71   8    ll  2.6  l.o  7.5I  n.7 


IT!  .03^.0  4.5    ->-\  .03  O.6.01     58  2 


3.:' 


0C  r>.(| 


0. 


.Or  0. 
.16  0. 


.07 
.03 
.01 
.19 
.06 
.01 

.08 

.01 
.01 
.00 
.27 
.0U 

.05 

.35 


S30 
300 
340 
290 
350 
290 
266 
287 
330 
370 
195 
?4o 
215 
69 


-  37  - 


Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  CR 
TOWN 

Turbidi  ty 

Color 

x 

Mi  1 1 i grams 

per 

Li  ter 

Spec.  Cond. 
(Mi c romhos/cm. ) 

Uo.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

Magnesium 

Sodium 

Potassium 

Iron 

Manganese 

3 

Jo 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

1    Nitrate  II 

Copper 

Cont'd 

New  liedford 

Little  Quittacas  Pond  at  Intake 

1 

r)0 

6.7 

7 

11.1 

?.8 

L.O 

7  c; 

0.7 

.17 

.03 

22 

10. 

.01 

0.0 

.00 

57 

2 

High  Hill  Reservoir  at  Outlet 

1 

23 

7.1 

23 

11. 

2.8 

1.0 

17. 

n.7 

.19 

.06 

O 

18 

18. 

.01 

0.0 

.00 

Q4 

2 

Long  Pond,  Upper  -,nri 

1 

90 

6.5 

6 

11. 

2.7 

1.0 

?.o 

0.8 

.48 

.07 

1.4 

21 

16. 

.01 

0.1 

.00 

68 

2 

Tap  in  Pumping  Sta+ion 

1 

38 

7.2 

24 

11. 

2.7 

1.0 

L6. 

0.8 

.27 

.04 

3.5 

18 

L5. 

.00 

0.0 

.02 

95 

2 

Tap  in  City  Hall 

p 

38 

7.0 

20 

11. 

2.9 

1.0 

17. 

0.8 

.35 

.12 

3.6 

20 

?1. 

.00 

0.0 

.14 

100 

2 

New  Braintree 

Drilled  '.'ells  at 

Pioneer  Valley  Acidemy 

0 

2 

6.4 

12 

13. 

^•5 

1 .0 

4.C 

0.9 

.03 

.01 

17. 

5 

6.5 

.01 

0.2 

?.9 

64 

3 

Newbury 

Tubular  '.veils.  Tap  in  P.S. 

0 

2 

i  ,k 

112 

119. 

37. 

6.3 

13. 

2.3 

.02 

.01 

13. 

12 

'0. 

.00 

0.3 

.00 

238 

3 

Tap  in  Rear  2nd  of  Dist.  System 

0 

7 

7.6 

100 

6o. 

3\ 

4.2 

11 . 

2.2 

.01 

.00 

16. 

12 

.00 

0.3 

.05 

22"^ 

3 

Newbury port 

Old  Gravel  Packed  Well  #1 

Tap  in  P.S. -Perry  Rd. 

0 

8 

5.6 

24 

30. 

8.5 

2.0 

5.6 

1.6 

.02 

.01 

15. 

12 

L2. 

.00 

0.4 

.04 

100 

3 

Artichoke  River,  Intake  at 

Upper  Dam 

1 

"3 

7.0 

26 

29. 

8.3 

2.0 

9.; 

0.8 

.21 

.02 

0.6 

13 

l8. 

.01 

0.0 

.01 

106 

3 

Mixed  Raw  iater  Applied  to  Filter 

3 

7.0 

31 

9*. 

27. 

6.4 

21. 

2.4 

•  31* 

.04 

7.7 

39 

'9. 

.00 

1.1 

.23 

300 

2 

Tap  in  Main  P. 3.  (Pinal  Water) 

1 

3 

7.2 

32 

59- 

17. 

7.8 

"52. 

1.7 

.18 

.03 

5.6 

46 

>0. 

.00 

0.6 

.02 

240 

3 

Tap  at  City  Hall 

1 

2 

7.? 

33 

64. 

19. 

".3 

30. 

1  .7 

.10 

.03 

7.3 

46 

>3. 

.00 

0.6 

.06 

253 

3 

Mew  Gravel  Packed  ''ell  '•?  ^erry  Rd 

0 

S 

r>.8 

44 

260. 

75. 

18. 

28. 

4.6 

.04 

.05 

14. 

15^ 

.48. 

.00 

0.9 

.0' 

601 

3 

Tap  in  Comfort  ">t?>tion  #1 

2 

8 

5.4 

30 

40. 

9-5 

3.8 

79. 

3.5 

.63 

.16 

9.9 

37 

>o. 

.15 

2.4 

.01 

255 

2 
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Analysis  of  trie  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  U73 


CITY 
OR  TOWN 


SOURCE 


Mi  1 1 i grams  per  L 1 ter 


4->     |  1_ 


•  O:  o 
O    I  Q.  — i  O 


N»wton 

f*w  Marlborough 
(Hill  River) 

North  Adams 


North  Andover 


M.D.C.  Tap  on  System 
Spring,  Tap  on  System 

Broad  Brook  above  Intake 
James  Brook 

Mount  Williams  Reservoir 

Notch  Brook  Reservoir 

New  Gravel  Packed  Well 

Great  Pond  in  P.  S.  After  Treatment 


No.Attleboro  (King's 

Grant  Estate  Water  Co)Gravel  Packed  Well 
Tap  on  System 
Dug  Wells,  Tap  in  P.  S. 
Caisson  Well  1 
Caisson  Well  2 
Caisson  Well  3 

Tap  in  Town  Hall 


6.6 
7.5 


IS  7.0 

9  7." 
8  7.5 


7.6 
3.4 
3.3 

5.3 
5.5 


15  7.2 


3.9 
?.9 
5.2 
7.0 


7 

163 

22 
67 
57 
67 
93 
22 

20 
31 
68 
18 
11 
25 
61 


13. 

166 

24. 

65. 

62 

67. 
87. 
31. 

"3. 
53. 
^3. 
29. 
29. 
52. 
40. 


4.0 

37. 

5.5 
14. 

15. 
15. 
20. 

9.6 

13. 
17. 
13. 
8.3 
7.9 
16. 
12. 


0.7 
18. 

2.5 
7.0 
4.7 
7.0 
9.0 
1.8 

2.6 
2.3 
2.4 
1.8 
2.1 
2.8 

2.3 


10 


CI 


Q0 


.7 
.6 

.6 

.5 
.8 

1.5 


7.: 

7. 
35- 
24. 
21 
14. 
38. 


to 


1C 


.8 
.8 
1.5 
1.6 
1.7 
1.1 
1.5 


.05 
.18 

.00 
.01 

.05 
.09 
.20 
.06 

•  03 
.00 
.25 
.03 
.02 
.00 

.08 


.01 

.00 

.00 
.00 
.02 
.01 
.01 
.08 

.00 
.00 
.13 
.01 
.04 
.00 
.07 


*.5 
8.5 

9.4 
6.3 
4.1 

3.3 
4.6 
1.8 

15. 
16. 
8.0 
13. 
8.5 
12. 
15. 


6 

10 

4 
4 
6 
6 
6 
24 

21 
20 
32 
^50 
30 
42 
31 


12. 

5.2 

2.2 


.16 

00 

L01 


0.2| .02 
O.li .01 


2.5.02 


3.5 
2.2 
5.1 
19. 

10. 
1 1  . 

'7. 
34. 
35. 

24. 

24. 


01 
.05 
.00 

.05 

,00 
.00 

.01 


.oco 

.0C1 

.ori 


.040 


0.1 

0.1 

0.1 

0.1 
0.3 
0.1 

4.0 

3.8 
0.5 
.9 
.2 
.5 
.7 


.00 

.00 
.00 

.00 
.00 
.00 

.08 

.28 
.42 
.02 
.04 
.04 
.57 


62  I  3 
275 

63 
121 

117 
129 
149 
103 


131 

144 
210 
175 
168 

l?5 
210 
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CITY 
CR  TOWN 


Northbridge 

North  B'-ookfielri 
Northampton 


Northfield 


Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


SOURCE 


Contd. 

No.  Attleboro  K.G.W. 
North bo rough 


Brook  above  Puller  Pond 
Crawford  St.  9.  P.  Well 

Brighan  St.  Gravel  Packed  Veil, Tap  in  P. 3. 

Lyman  St.  New  Gravel  Facked  Well 

Tubular  Wells  at  "eadow  Pond,  Tap  in  P.  S. 

Tubular  Wells,  at  Cook  Allen  Pes. Tap  in  P.S 

New  Gravel  Packed  Well,  Tap  in  P.  S. 

Doane  Pond  Near  Gatehouse 

North  Pond  Knar  Gatehouse 

Mountain  St.  Reservoir  Near  Gatehouse 

Middle  Resorvoir(Roberts  t>adow  Drcok) 
Near  Gatehouse 

Gravel  Packed  Well  1 

Gravel  Packed  Well  2 

Upper  Reservoir  on  Louisiana  Brook 


8 
3 
8 

10 

3 

35 
37 
38 
18 

58 
o 

0 
5 


6.5 
6.4 
6.6 

6.5 
6.? 
6.0 
6.3 

6.7 

6.8 
7.2 

7.0 

6.8 

6.7 

6.8 


Mi  1 1 i grams  per  Li  ter 


21 
20 
38 
27 
23 

24 
11 
10 

23 

16 
30 
29 
12 


48. 

31. 

64. 

42. 

26. 

9. 

22. 

15. 

12. 

22. 

17. 

^8. 
27. 
12 


15 
10. 
19. 
13 
8.di 


•  o 


2.3 
6. 
4. 
3. 

7. 


5. 
11. 
8. 
3. 


2.5 
1.5 
3.9 
2.4 

.5 
.5 
.? 
.1 

9 

.9 


11 


.1 
|2.5 
.8 
.7 


01 


70 


10. 
7.8 
8.0 
8.7 
10. 
5.0 
7.0 
5.0 
3.3 
2.0 

2.3 
5.3 

0 


2.6 
1.4 
3.2 
1.9 
1.4 
0.4 
1.3 
1.9 
1.7 
0.7 

1.0 
1.0 
1.0 
0.2 


.26 
.02 
.15 
.15 
.46 

.03 
1.1 
M 
.31 
.07 

.17 
.01 
.0? 
.07 


.37 
.00 
.09 
.07 
.20 
.02 

M 
.03 
.06 
.01 

.01 
.00 
.00 
.01 


11 

12 

18. 

17. 

11. 

8.6 

13 
2.6 
2.8 
8.3 


9.7 
18. 

17- 


c  l/>| 
i  °  ° 


IS) 

i  <_>  jc; 
s 

<u  .     o  o 
a  ol 
a.    o  u  • 

£5      Off-  O 

<~>  1  ✓is:  — 


111. 

14. 
19- 
17. 
ii6. 

4.8 
10. 
10. 

6.3 
3.0 


13. 

8.0  12  (1.5 


•  03|  0.9, 
01  0.1, 


.01 
.00 
.04 
.00 
.22 
.01 

.03 

.00 

.00 
.00 
.00 
.00 


3.7 
0.7 
0.4 

0.1 

0.2, 
0.1, 
0.1. 
0.0. 


•03  155 
oi  |i03 
.04(178 
.0?1?o 

.o4l  08 


0.1 


1.2 


02 
02 
01 

03 
00 


.00 


1.3.00 


00 


0.0.00 


42 
79 
60 
47 
55 

^7 
101 

3o 
32 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY 

SOURCE 

Mi  1 1  i  grams 

np  r 

Liter 

J  ./I 

OR  TOWN 

>> 

E 

3 

3 

0) 

z 

~  ^  - 

C  1,1  -3 

I  o  o'  in 

: 

T3 

c 

i/i 

01 
c 
■o 

E 
3 

l/l 

E 

in 

*/> 
0J 

c 

at 

4J 

ai 
-o 

•a 

o 

-Q 

s- 
o 

O 

Ol 

c 

3 

i/i 

c 

"3 

<o 
u 

<o 

L, 

I 

,  *-> 

1  £ 

b 

1  * 

:  P  "  i 

k 

o 

s_ 

o> 

O 

n> 

»*- 

O 

a. 

Q. 

S  <- 

h- 

Q. 

<t 

-2 

TJ 

try 

-T~ 

Ul 

O 

Q. 

s_ 

J5 

y> 

3 

l/l 

O 

1 

z 

5 

1  0 
i  s 

uontc. 
Northfield 

Northfield  Seminary,  Tap 

1 

7 

7.0 

14 

17. 

5.1 

0.8 

1.7 

0.3 

.10 

,02 

8.3 

8 

2.2 

•  00 

n  r 

.02 

47 

5 

Norfolk 

MCI  &  Wrentham  State  Hos.  Tan  or.  System 

1 

5 

6.7 

41 

57 

17 

3.3 

14 

1.3 

.03 

,01 

16 

10 

oo 

1.6188 

MCI  Tubular  Wells 

0 

0 

6.8 

25 

49 

9.4 

6.0 

8.7 

0.6 

.02 

,00 

22 

3 

?Q 

f7 

no 

U.  1 

.01 

169 

3 

Dug  Well 

0 

0 

6.5 

25 

38 

11 

2.8 

5.0 

0.8 

,01 

,00 

16 

16 

oo 

U.  1 

.03 

99 

2 

G.P.  Well,  New  -  Raw 

it 

57 

6.3 

3* 

49 

12 

4.6 

6.7 

1.1 

2.0 

,10 

18 

21 

13 

.05 

0.2 

.00 

141 

3 

G.P.  Well,  New  -  Treated 

0 

7 

7.6 

82 

83 

12 

18 

6.7 

1.2 

,10 

,05 

16 

25 

12 

.04 

0.1 

.03 

203 

3 

North  Reading 

Tap  on  System 

0 

0 

6.4 

24 

3  8 

?  4 

6.3 

0.6 

,02 

oo 

14 

12 

11 

.  00 

0.3 

.48 

99 

3 

(  Rehabl.  Ctr.  ) 

Tubular  Wells,  Tap  in  P.  S. 

0 

0 

6.5 

21 

43 

13 

2.5 

15 

1.3 

.09 

05 

16 

0 

21 

.00 

1.1 

.01 

160 

1 

North  Reading 

Gravel  Packed  Wells  and  Tubular  Wells, 

Skug  River 

0 

17 

6.2 

17 

27 

7.8 

1.8 

13 

2.3 

.20 

12 

13 

13 

24 

.13 

0.7 

.23 

134 

3 

Gravel  Packed  Well  #1  at  Martin's  Pond 

1 

17 

6.4 

34 

57 

16 

3.8 

24 

2.5 

1.1 

39 

17 

11 

51 

.10 

0.8 

.35 

242 

3 

Gravel  Packed  Well  #2  at  Martin's  Pond 

45 

160 

6.4 

26 

48 

1 4 

25 

2.5 

8.5 

37 

17 

12 

42 

.10 

0.5 

.05 

230 

1 

Gravel  Packed  Well  at  Furbush  Pond 

0 

33 

6.1 

25 

56 

16 

3.8 

16 

1.9 

58  , 

48 

17 

17 

43 

.11 

0.1 

.06 

209 

3 

Norton 

Gravel  Packed  Well  #1,  Tap  in  P.  S., 
Pine  Street 

0 

3 

6.4 

20 

23 

5.7 

2.2 

6.7 

0.9 

03  , 

34 

i 

15 

13 

10 

.00 

0.3 

.03 

97 

3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 


SOURCE 


Cont'd 
Norton 


li 1 1 i grams  per  Liter 


o  i  i.  la. 
Eli-  o 


I  a.— 


Norwell 


Oak  Bluffs 


Gravel  Packed  Well  #2,  T«H  in  P.  S.f 
Pine  Street 

Gravel  Packed  Well  #3,  Tap  in  P.  S., 
Newland  Street 

Plain  Street  Well  #4 

Tap  in  Post  Office 

Driven  Well 

Gravel  Develop  Well  No.  1,  South  Street 

Gravel  Develop  Well  No.  2,  Grove  Street 

Gravel  Develop  Well  No.  3,  Grove  Street 

Gravel  Develop  Well  No.  4,  Ridge  Hill  Rd. 

Gravel  Develop  Well  No.  5,  Grove  Street 

Tap  on  System 

Springs  i-lrect  from  Pump 

Gravel  Packed  Wells 

Tap  in  Water  Dept.  Office 


3 
10 
LO 

0 
tL8 

5 
Ho 

2 

3 
H8 
o 
7 
3 


6.3 

6.1 

6.3 
6.4 
6.6 
6.0 
6.3 
5.8 
5.8 
5.9 
6.3 
6.5 
6.5 
6.5 


15 

17 
18 
21 
67 
15 
17 
11 
13 
10 
IK 
11 
14 
11 


24 

22 
19 
20 

113 

53 

23 

32 

52 

32 

30 

11 

10 

9 


6.4 

6.3 

5.2 

5.4 

37 

13 

5.3 

7.8 

12 

7.7 

8.2 

2.4 

2.4 
2.0 


1.S6.3 


66 


57 


l»7 


1. 
l . 
1. 
5. 

5.1| 
2. 

3.1 

5.2 

3.1 

2.3 

1. 

0. 

0. 


0.8 


.02 

.04 
.03 

.02 
.03 
0.7 
.00 
.02 
.01 
.00 
.58 
.29 
0.8 
.38 


.10 

.02 
.22 
.06 
.04 
.07 
.00 
.01 
.04 
.00 

.03 

.01 
.03 
.03 


17 

14 
16 
16 
16 
14 
16 
13 
15 
13 
15 
11 
13 
12 


9  !  10 


5 
o 
0 
21 

15 
9 

10 

X\ 

12 

12 

21 

23 

19 


11 
10 

9 

33 
\L66 
13 
32 
57 

26 
12 
11 
13 


.01  0.3 


.01 
.01 
.00 
.00 
,01 
,00 
,00 
,00 
,00 
00 
00 
01 
00 


0.6 
0.4 
0.4 
4.1 

0.3 
0.5 
0.9 
3.0 
1.3 
0.6 
0.3 
0.1 
0.2 


03j  87 


.06 
.03 
l.l 


.00 
.14 
.05 


.26?59 
.03594 

.01L21 
.06L59 
.01 ?4^ 
•01L45 
.11L37 


Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 


SOURCE 


rli  1 1  i grams  per  Li ter 


•—•  zz 


o  o; 

<_>  .c 

E 
•  ol 

i  ° 


Orange 


Orleans 


Oxford 
Oxford 

Palmer 


Coolidge  Brook  Reservoir 

Crystal  Spring 

Gravel  Packed  Well  #1 

Gravel  Packed  Well  at  Mag^es  Meadow 

Tap,  16  West  Myrtle  Street 

Gravel  Packed  Well  #1 ,  Tap  in  P.S. 

Gravel  Packed  Well  §2 

Gravel  Packed  Well  #3,  Tap  in  P.S. 

Tap  \n  Town  Hall 

Gravel  Packed  Well  #1 

Gr=Tel  Packed  Well  #2 

Partridge  Road,  Gravel  Tacked  Well 

Graves  Brook,  Upper  Res. 

Graves  Brook,  Lower  Res. 

Tubular  Wells,  Tap  in  P.S. 


38 

22 

0 

8 
12 

0 

0 

0 

0 

5 

3 

5 
18 
10 

0 


6.1* 
6.4 

6.3 
6.2 
6.1 
6.2 
6.1 
6.2 
6.1 
6.2 
6.^5 
7.1 
6.9 
6.8 
6.7 


8 

9 
13 
13 
11 
11 

9 
11 

9 
30 
31 
31 
11 

\k 

27 


10. 
20. 
?9. 

36. 

28. 

11. 

12 
12 
12. 

4o. 

48. 
22. 
13. 
13. 
1*0. 


2.f0 
5.cl 


1.12 

11. 
7.9 
1.8 
1.9 
1.9 
1.9 
13. 
15. 
7.3 
3.7 
3.8 
9.3 


3.5 


2.7 
7.7 
8.0 

17. 
t*. 

12. 
11. 
11. 
12. 
11. 
11. 
4.0 
3.0 
3.0 
6.5 


0.8 

0.  9 
1.5 

1.  * 

1.2 
0.7 

0.7 
0.7 
0.7 
2.9 
3.1 
2.0 

os 
0.8 

2.7 


,12 
.10 
.37 
.14 
.05 
.02 
.04 
.02 
.02 
,0k 
,01 
.07 
.25 
,2k 
.01 


oo  3.6 


,00 
,02 

17 

0( 

oh 

00 
00 
07 
no 
00 
00 
02 

oh 


12. 
15. 
13. 
12. 
9.6 
11. 
12. 
9.8 

15 
16. 
17. 
11, 
11 , 


.00  2h, 


h.2 
19. 
22. 

to. 

32. 
21. 
22. 
20. 
21. 
25. 
28. 
7.0 

r.o 

7.8 
12. 


.02  0.2.09 


.00 
,01 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
,00 
.00 
.01 
.00 
.01 


0.0.00 
0.0.0^ 


0. 
0.4! 


O.Cj.02 
O.ll.Ol 


0.0 


0.1.06 


1. 


.12 
.28 


.01 


hj> 


2.C.16 
0.1.00 
0.C.01 
0.C.00 
1 .2.00 


37 
79 
106 
163 
101 
85 
87 
87 
86 
150 
165 
72 
47 
hh 

119 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 

SOURCE 

Turbidi  ty 

Color 

Mi  1 1 i grams 

per 

Liter 

Spec.  Cond. 
(Micromhos/cm. ) 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

Magnesium 

Sodium 

Potassium 

Iron 

Manganese  | 

<o 
o 

i/> 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Copper 

Cont'd 

Palmer 

Tubular  Wells-Tap  in  P/S  (Three  Rivers) 

0 

5 

6.9 

26 

39. 

12. 

2.1 

7.7 

3.6 

.02 

.00 

17. 

11 

11. 

.00 

1.5 

.02 

127 

3 

Gravel  Packed  Well  off  Oak  Street  -  Tap  in 

0 

Q 

6.7 

21 

36. 

10. 

2.3 

5.7 

2.9 

.02 

.20 

16. 

11 

7.0 

.01 

1.8t.00 

101 

3 

P.S.  (Three  Rivers) 

Hamilton  Reservoir 

] 

50 

6.7 

18 

29. 

8.1 

2.0 

22. 

1.1 

.50 

.05 

15. 

1 

"5. 

.07 

0.2 

.00 

*61 

3 

Palmer 

(Bondaville) 

Tubular  Wells,  from  tap 

0 

5 

6.6 

22 

35. 

10. 

2.1 

5.0 

2.3 

.01 

.00 

18. 

10 

11. 

.01 

1.1 

.00 

103 

3 

Pax ton 

Asnebumskit  Pond  near  P.S. 

0 

15 

6.2 

12 

20. 

6.2 

0.9 

16. 

1.5 

.07 

.02 

6.1 

1 

21. 

.00 

0.8 

.29 

106 

1 

Spring  Basin,  Tap  in  P.S. 

1 

18 

6.3 

10 

17. 

5.5 

0.8 

15. 

1.1 

.08 

.06 

5.7 

7 

26. 

.01 

0.7 

.50 

116 

2 

Peabody 

Spring  Pond  near  Gatehouse 

1 

28 

6.8 

23 

9.5 

5.0 

28. 

1.9 

.10 

.15 

1.6 

13 

^9. 

.19 

0.3 

.00 

220 

2 

Stmtaug  Lake  near  Gatehouse 

1 

28 

6.9 

15 

29. 

6.5 

2.9 

ia 

1.3 

.06 

.02 

2.^ 

10 

19. 

.05 

0.2 

.01 

111 

2 

W.  Peabody  Pine  St.  Well-Tap  in  P.S. 

0 

0 

6.1 

57 

81. 

20. 

8.3 

19, 

1.7 

.01 

.26 

15. 

17 

39. 

.03 

1.2 

.10 

258 

2 

W.  Peabody  Johnson  St.  Well,  Tap  in  P.S. 

1 

35 

6.7 

80 

10*i 

,28. 

8.3 

17, 

1.7 

0.6 

0.9 

17. 

17 

11. 

.09 

0.5 

.03 

290 

2 

Fembroke 

Gravel  Packed  Well  ^1  -  Tap  in  P.S(Hobomock 

1 

8 

6.3 

21 

22. 

5.3 

2.0 

15. 

11 

.17 

.10 

16. 

5 

19. 

.00 

0.9 

.18 

112 

3 

G.  P.  Well  #2  Center  Street 

0 

8 

6.8 

33 

22. 

5.7 

1.9 

19, 

0.9 

.18 

.05 

16. 

5 

19. 

.00 

0.8 

.03 

123 

3 

G.  P.  Well  #5 

0 

3 

6.5 

31 

19. 

5.2 

1.9 

15. 

0.8 

.05 

.01 

17. 

2 

15. 

.00 

0.8 

0.7 

111 

3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 


SOURCE 


Cont'd 
Pembroke 
P<;pperell 
Pittafield 


Pittsfield 


Plainville 


Plymouth 


Tap  in  Town  Hall 

Tubular  Wells,  Tap  in  P.  S. 

Cleveland  Reservoir  -  New  Intake 

Parnham  Reservoir  -  New  Intake 

Ashley  Reservoir  -  Hew  Intake 

Ashley  Lake,  near  Outlet 

Tap  in  Town,  City  Hall 

Upper  Sackett  Resorvoir  -  Near  Intake 

G.P.  Well  #1  off  Route  106 

G.P.  Well  ,<f2  off  George  St. 

Tap  in  Town  Office 

G.P.  .ells 

Great  South  Pond  -  Near  Outlet 
Little  South  Pond  -  I.'ear  Outlet 
G.P.  ..'ell,    vannoTs  Pond 


7 
8 
33 
33 
14 
12 
22 
35 
28 
7 
?3 

3 

2 


Mi  1 1  i grams  per  Liter 


6.4 

6.3 
7.0 
6.8 
7.2 

7.0 
6.7 

7.1 
7.] 

6.5 
6.7 
6.8 
1 
7.0 
6.4 


27 
17 
16 
6 
39 
10 
15 

36 

10 

34 

5 
4 

3 
10 


20 

15 
18 
8 
39 
11 

23 
^7 
23 
21 
23 
13 
6 
6 
l^ 


5.6 
4.6 
5.0 
U9 
3.5 

?.5 
5.2 
3.6 
5.7 

•  9 
.6 
.9 
.1 
.1 

•3  II 


15 

3.0 

1.7 

0.7 

1.0 

0.7 

1.2 

35 

18 

30 

5.7 
5.7 
5. 7 
10 


1.1 

0.6 
0.7 
0.3 
0.5 
O.T 
0.9 
O.S 
1.4 
0.7 
1.0 

0.5 
0.5 
0.5 
0.8 


.18 
.05 

.12 

.16 
.04 

.03 
.16 
.07 
.^5 
.26 
.?3 
.13 
.03 
.03 
.16 


.10 

.03 

.02 

.05 

.01 

.01 

.0  ^ 

.01 

.20 

.23 

.17 

.02 

.00 

.00 

.05 


17 
13 


U 


3.8;  6 
2.1 
4.9  8 


1.4 
4.2 

6.9 
4.9 
5.1 
7.7 
1.4 
1.1 
13 


E  • 

•  <-»l 
TJ  ^ 
C  i/l 

1  O  O  : 

:  o  jc 

IT  l 

•  o 

vj  U 
O  'J 


18 
4.0 
9.0 
2.5 
1.8 
2.2 
5.7 
2.7 

29 
33 
8.8 
8.3 

10 
15 


.00 
.00 
.01 
.02 
.00 
.01 
.00 
.00 
.07 
. 

.0] 
.00 
.01 
.01 
.01 


o.c)  1.3(128 
.     .  7i  48 

O.lj  .OS 
0.2  .OC 


26 
86 


O.C  ,0C  42 


0. 
0.1 

0.7 

0.5 

O.7 

O.C 
f\0 
0.0 

0.7 


.  >C 


63 


.041.80 
.:oi^6 


.57 

.00 
.00 
0.4 


5jl75 
46 
44 
40 
72 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


city;  OH 
rcv«N 


SOURCE 


Cont'd 
Plymouth 


Province to vn 


H.uincy 
Randolph 


G.P.  ■.Veil,  Lout  Pond 

G.P.  Well,  Ship  Pond 

Drilled  Well,  lookout  Point 
Tap  on  System 

Drilled  Well,  Nameloc  Hts. 
Tap  on  System 

Drilled  Well,  Surf side 
Tap  on  System 

G.P.  Wells,  North  Truro 

G.P.  (fells,  South  Hollow  Stetion 

North  Truro 
Tap,  Adams  Pharmacy, 
2^4  Commercial  Street 

MJC.  Tap  on  Jystem 

Great  Pond,  Raw  Water 

T/reat  Pond,  r'inish  Water 

G.P.  '..'ell  -'l.  South  Street 


7 


?3 
0 


6.4 
6.k 

6.6 

6.5 

6.3 

6.3 

r-.k 
6.6 
6.9 
7.3 
6.5 


Mi  1 1 i grams  per  Li  ter 


10 

12 
9 

11 

8 

31 

33 
55 


26 

13 

?6 
•32 
73 


1.8 
1.8 

1.9 


4.1 

'».5 
5.7 
8.8 
9.0 
17. 


]  .1 


c.7 


'^3 

(P.  3 
1 .28. 3 

'.917. 

3.525. 
0.8 

2.5PO. 

3|19. 


0.6 

0.7 

0.6 


1.2 

M 

!  .0 
2.3 
2.4 
2.1 


I  5 


.36 
.01 

.02 

.07 

.04 

.04 

.04 

.06 
.^l 
.15 
.11 
.01 


.03 
.^0 

.00 

.00 

.01 

.10 
.00 

.03 

.01 
.25 

.03 
•  29 


14 
]4 

13 


16 

13 
14 

13 

3.3 

2.7 

2.3 

'0 


3 
3 

1 

3 

0 
7 

17 
15 
15 


1  5  I 


10. 
12. 

19. 

t?. 

12. 

55. 

!»7. 


^9 
8.1 
*6. 
>8. 


— 


.03 
.00 

.01 

.01 

,01 
01 


.00 
02 
05 
00 
04 


0.1 
0.0 

0.  ? 

n,i 
0.2 

0.4 
0.3 


0.3 
0.2 
0.4 
0.4 
?.2 


.00 

.01 
.06 
.15 
.08 


.38 


c  1/1 

001.' 

o  i- 

o  u;  • 

CL—  O 

^1  ri_  ~z 


=1 


51  I  3 
56  3 

56 

63 

60 


11?11 


6l60 


8l«8 


79 


03L96 
1]  '22 
03>28 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 


SOURCE 


Cont'd. 

Randolph  Tubular   /ells,  Donna  Road 

Tap  in  Town  Hall 
Devine  School,  North  Randolph 

Raynhara  W.D.  (North)    Tunular  Wells 
Caisson  «'ell 

Tap  at  331  King  Philip  Street 
Raynham,  Center  !».D.    Caisson  Well,  Elrr.  Street 

Caisson  .veil,  Johnson's  Pond 

Tap  in  Town  H«ll 
Reaiing  P.S.  #1  -*  100  Acre-Raw  \'at-=>r 

affluent  of  eration 

Effluent,  Sedimentation  Rasin 

Effluent  of  S-md  'ilter 

Revay  Meadow,  Gr-.vel  Packed  '..ell  ]i\ 


25 
23 
30 

5 

13 
3 

hi? 
''00 
70 

35 
75 


Mi  1 1 i grams  per  Li ter 


6.'' 

7.1 

7.3 
6.0 

5.^ 
6.0 
6.0 
6.0 
5.9 
6.1 
6.3 
8.1 

8.0 
6.3 


36 
3? 
32 
16 
11 
12 

18 
11 
I* 
37 
33 

8? 

66 
h2 


63. 

35 
55 
21 
-*)h, 

"*A  : , 
32. 
13. 
21. 

63. 
63. 
51. 


i?a 


i 7. 

8.  c 

9.  f? 

5.i 

9. ' 
°.  ^  p. 
8.7 
3.H 
S7|2 
20 
20. 
15. 


a  P 


5.9 


17. 

ha. 
6.0 

2?. 
22. 
11. 

6.3 
7,7 

30. 
39. 
120 

110 
87. 


1 
?.h 

2.5 

0vi» 

M 
3.1 
1.2 
1.6 
1.2 
2.2 
2.3 
2.5 

2.2 
3." 


.06 
.15 
.22 
.01 
.0" 

.00 

.09 
9.0 
12. 
1.8 

.off 
.52 


.26 
.03? 
.02 
.02 


.oh 
,lh 
.lh 
.10 

0.5 
.37 
.08 


.04 

n.8 


16 
.6 

=?.5 
l'\ 
1°. 
15. 
15- 
12. 
12. 

ibI 

17. 
".91 


6.6 
16. 


25. 

it  P . 
8.5 
36. 
36. 
1''. 

fl.2 

5''. 
59. 

129 

111 
1*5. 


c  I 


^3  \ 

o  o 

U  -c 
E 
•  o 

I  0  »- 

'  u  ui 


7|  .1? 

4  .10 

>i  .1 

01 


.31  0.5 

0812.5 


7  .'i0 
't|  .05 
.0 

1.1 
.1* 
.no 

.01 


n. 


?0=  3 

22r  3 

223  3 
77 

I'M  3 


1-q 
12 
66 
91 

59 


0.6512 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CirY  OR 
T0«H 


SOURCE 


Hockland 
Rockoort 


Rowley 

South  Royalston 
Hussell 

Rutland 


Abington-Rockland  Joint  Svpply, 
Tan  in  nockland 

Upper  Carlsor's  Quarry- Tap  in  P.S. 

Cape  Pond,  Raw  .iatpr  from  Tap  in  P.S. 

?inal  Affluent,  Tan-Filter  Plant 

Tubulir  Wells  -  Raw  Water  -  Tap 

Tubular  Wells,  Treated  Water  -  Tap 

Tubular  Wells,  Tap  in  P.S. 

New  Gravel  I a?ked  Wells  at  Rtes.  17  133 

So.  Royalstor  Improvement    ssoc.  Inc. 
Tap  in  Pump  Station 

Black  Brook  Reservoir  before  filtration-  "aj 

blick  P.rook  Reservoir  after  Fil  tration-Tap 

travel  Dacked  rfell  V2  -  Tap 
near  Route  20 

ttischoDause  Lake  near  P.S. 


Hi  1 1 i grams  per  Li  ter 


28 
37 

25 

13 

00 


6.3 
6.5 
6.3 
8.9 
6. 3 
8.2 

7.2 
6.7 

'7.1 
6.9 
6.9 

6.9 


1^L26 


10 
3.2 
3.2 
3 

15.5 
18 

ho 

17 

18 
2.' 


16 


^,4 
1.5 

1.5 
1.5 
1.9 
2.1 
6.0 
5.2 

2.h 
0.9 
1.0 


6.0 

ai.n 


26 
26 
23 

10 
in 

19 
37 

10 
1.7 


1.6 
1.0 
1.0 
i  .0 
1.0 
1.0 
1.7 
2.1 

1.9 

0.8 

0.8 

2.0 
1.6 


>8 
.•V5 
.36 
.55 
.06 
.CP 
.nu 
.ri 

.80 
.33 

17 
.05 


.06 
.07 
.07 
.65 
.09 

.08 

.01 
.00 

,«7 
,0k 
.00 

.01 
.oa 


1=. 


20 
8.5 

9-?| 


18 
''.91 


8.2 
3*310 
3.310 

13 
1? 
13 


8 
8 

P.7 

11 


p.7 
5 
4 


74 

■'*3 
^3 
5" 
17 
16 
51 
6h 

H 

?..3 

1.7 

0 
6.R 


.03 
.13 
.13 
.25 

.00 
.on 
.00 
.00 

.15 

v'l 

.01 

.00 
.01 


'-  CL 

*■>  I  a. 
•1-  o 


C  l/> 

o  o 

rl 

u  »- 

I  Ct- 


0.3. 38 

0.C01 
0.C.01 

o.l 


0. 

0.6 
0.7 

o.S 
o.c 

0..C 

on 

o.S 
1.1 


?~0 
76 
1"2 
]|?'i0 
97 


.OS 


,oc 

.or  135 
.01323 

.ci 293 
.oriso 


35 
37 


.06jl50 

,02]  60 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 

SOURCE 

Mi  1 1  i grams 

per 

Liter 

- 

E 

TOWN 

>> 

+j 

5 

a* 

■  o 

C  l/> 
O  O 

f  Samp 

-*-» 

c 

</> 

IA 
<U 

c 

3 

ul 
<U 

Ol 

0) 

-o 

•a 

0) 

+■> 

■o 

1_ 

3 

to 
<U 

i/> 

c 
13 

3 

US 

u- 

1. 
o 

c 

o 

n 

U 

a. 

•  1 

O  J- 

o 

-O 

1_ 

o 

T3 
S- 

U 

c 

o> 

1  ' 

c 
o 

Oi 

c 

.c 

+» 

Q. 

a 

o  u 

a.f- 

3 
h- 

o 

o 

X 

o 

<o 

<o 

<— > 

>o 

O 

o 

Q_ 

i- 

./i 

3 

 i 

w 

z 

Cont'd 

Rutland 

Cool  Sandy  Beach  Wat*»r  Supply 

0 

0 

7.9 

81 

64 

22 

2.1 

11 

2.8 

.02 

.00 

17 

12 

.01 

o.c 

.00 

180 

1 

Salem 

Putnamvllle  Reservoir 

1 

45 

7.2 

16 

34 

p. 5 

12 

1.2 

.13 

•  03 

1.3 

18 

25. 

.01 

0.1 

.00 

12Q 

3 

Longham  Reservoir  at  Entrance  to 
Wenham  Lake 

2 

197 

7.0 

17 

21 

3.6 

1.8 

10 

1.9 

1.7 

.29 

8.4 

17 

18. 

.04 

0.1 

.00 

97 

3 

Wenham  Lake  Filtration  Plant  -  Raw  Water 

1 

47 

7.0 

2k 

48 

1? 

3.6 

2? 

1  6 

.17 

.21 

4  l 

16 

38. 

.07 

0.3 

.01 

193 

3 

Outlet  of  Coagulation  Rasin 

1 

28 

7.3 

26 

57 

17 

3.6 

22 

1.5 

.09 

.20 

3.8 

19 

46. 

.01 

0.3 

.01 

223 

3 

Salem-Beverly 

Tap  in  Salem  Filtration  Plant  -  Final 
Effluent 

0 

13 

7.0 

23 

56 

16 

3.6 

23 

1.5 

.03 

.20 

k.5 

22 

*5. 

.01 

0.3 

.00 

240 

3 

Salisbury 

Gravel  Packed  Well  1,  Tap  in  P.  S. 

10 

50 

7.0 

70 

111 

.28. 

10. 

12 

3.0 

2.0 

.17 

16. 

64 

32. 

.01 

0.8 

.02 

300 

1 

Gravel  Packed  #5,  Tap  in  P.  S. 

1 

8 

6.7 

33 

65. 

18. 

3.9 

19 

1.8 

.07 

.00 

16. 

24 

42. 

.00 

0.2 

.04 

213 

3 

Gravel  Packed  Well  #6,  T*p  in  P.  S. 

0 

0 

6.6 

29 

7*. 

19. 

6.1 

52 

,2.5 

.04 

.0? 

15. 

10?. 

.00 

0.6 

.39 

36n 

3 

Gravel  Packed  Well  #7 

1 

8 

8.2 

56 

81. 

24. 

5." 

9.0 

3.* 

.03 

.On 

13. 

29 

30. 

.02 

0.2 

.39 

205 

2 

Sandwich 

2  G.  P.  Wells  Tjpper  Road. 

1 

2 

6.6 

16 

25. 

5.8 

?.i 

11. 

0.7 

.10 

.00 

n . 

5 

22. 

.01 

0.5 

.03 

114 

3 

G.  P.  Well,  off  Route  6,  E.  Sandwich, 

1 

3 

6.5 

16 

25. 

3.7 

2.6 

11. 

0.7 

.10 

.00 

ll. 

3 

21. 

.01 

0.5 

.06 

108 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

3 

6.6 

18 

25. 

5.2 

11. 

0.8 

.00 

.00 

12. 

3 

23. 

.01 

0.4 

.29 

Lll 

3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY 
OR  TOWN 


50UBCE 


:-li  1 1  ijrams  per  Li ter 


5  l 

E 


C  </>  <tj 
O  O  1/1 

El  '- 
.  O'  £• 

CI  ui  • 
C-f-l  o 


Scituate 


Sharon 


Kent  Streat,  G.  P.  Well  #2 
Webster's  Meadow,  G.  P.  Well  #10 
Webster's  Meadow,  G.  P.  Well  #11 
Boston  Safj-i  4  Gravel,  G.  Pi  Well  #18a 
Edison  Station,  G.  P.  Well  #19 
Wagner's  Meadow  Well  #21 
Old  Oaken  Bucket  Pond  Plant,  Raw 
Old  Oaken  Bucket  Pond,  Plant,  Finish 
Tap  in  Town  Hall 
Tubular  Wells  #1,  Brown  Ave. 
G.  P.  Wells  #2  *  3,  Newman  Ave. 
Tap  in  Town  Hall 

G„  P.  Wells,  Pump  Sta.  #2,  Moose  Hill  Pkwy, 

G.  P.  Well  #5,  Pump  Sta.  Farnham  Road 
G.  P.  Well,  Puup  Sta.  #4,  Tree  Lane 


10 

3 

2 

3 
2 
5 

1357 
22 
10 
2 
2 
2 

0 
8 
3 


6.7 
6.6 
6.8 
6.8 
6.5 
6.6 
6.7 
8.5 
6.5 
6.8 
6.8 
6.7 

6.8 
6.6 
6.7 


256 

31 

3^ 

19 

29 

35 

14 

29 
3^ 
53 
49 
*5 

37 
39 
49 


39^ 
90. 
50. 
39. 

74. 

51. 
?3. 
23. 
5^. 
85. 
61. 
56. 

44. 
62. 
80. 


50. 
18. 


4l 
11 


11.5.7 
8.24.3 

16.3.5 
11.5.5 
5.12.4 
5.02.3 
11.6.0 


2? 

19. 

17. 

11. 
16. 

20 


3.0 
2.9 
3.2 

4.2 
7.5 


35. 
47. 
17. 
21 . 
26. 
20. 
22. 
60. 
26. 
10. 
12. 
12. 

13. 
20. 
32. 


2.6 
1.3 
1.2 
1.0 
1.2 
0.7 
1.5 
1.6 
1.1 
1.1 
0.9 
0.9 

0.6 
1.0 
1.3 


01 
01 

03 
04 

00 

02 

2.0 

.05 

.02 

.01 

.00 

.01 

.59 
.20 

.03 


1.2 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.16 

.11 

.02 
.00 
.20 
.00 

.20 
.26 
.00 


16 

101 

*5. 

22. 

22 

88. 

22. 

11 

32. 

8.7 

13 

42. 

22. 

13 

62. 

18. 

9 

39. 

7.7 

21 

38. 

8.3 

64 

37. 

19. 

12 

52. 

13- 

25 

12. 

11. 

15 

18. 

12. 

14 

18. 

18. 

2 

21. 

19. 

11 

31. 

19. 

14 

*5. 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.10 

.08 

.01 
.00 
.01 
.00 

.02 
.03 
.01 


1.8;.  02  S00 
1.61.00  347 
1.  5|.00  [187 

0.3  .00181 
1.8j  .01(262 

o.u, 

0.2, 

.02  (268 
.14  (245 
.02 
.02 
.04 


.00  200 
.52  150 


0.2 
1.0 
2.0 
1.1 
1.1 


2.5 


.03 


2.7.22 
4.S.07 


212 
179 
178 


1*5 
210 

293 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY 
Un  ITJrtN 

SOURCE 

Turbidi  ty 

Color 

Mi  1 1  i grams 

per 

Liter 

Spec  Cond. 
(Micromhos/cm. ) 

No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

Magnesium 

Sodium 

Potassium 

Iron 

Manganese 

<o 
u 

y> 

Sulfate 

Chloride 

|    Ammonia  fl 

j    Nitrate  II 

]  Copper 

Contd. 

Sharon 

Tap  in  Town  Hall 

0 

5 

6.7 

51 

79. 

19. 

7.6 

29. 

1.2 

.Ok 

.03 

20. 

14 

^3. 

.00 

4.1 

.49 

278 

3 

Sheffield 

Farm  House  Spring,  Direct 

0 

7' 

6.6 

20 

25. 

?.2 

2.6 

1.7 

1.3 

.01 

,00 

9.9 

l* 

2.3 

.00 

0.1 

.00 

63 

3 

Red  Rock  Spring,  Direct 

0 

2 

e.k 

16 

20. 

*.3 

2.2 

1.0 

0.8 

.01 

,00 

8.5 

2 

2.2 

.00 

0.1 

.00 

52 

3 

Smith  Spring,  Direct 

0 

2 

e.k 

20 

18. 

h.l 

2.0 

1.0 

l.i 

.01 

,00 

3.5 

0 

2.7 

.00 

0.2 

.00 

45 

3 

Gravel  Packed  Well  off  Rte  7 

0 

0 

l.k 

1^5 

L4l. 

29. 

17. 

3.0 

2.8 

.05 

,00 

lk. 

0 

1.8 

.00 

O.C 

.05 

220 

2 

Shelburne 

Pox  Brook  Intake  Reservoir,  Direct 

1 

5 

7.2 

39 

39. 

L4. 

1.0 

2.0 

0.9 

,06 

,00 

3.1 

6 

1.5 

.01 

0.1 

.00 

79 

2 

Gravel  Packed  Well,  Tap  in  P.  S. 

0 

25 

7,* 

20 

23. 

=5.0 

0.8 

1.0 

0.5 

.02 

,00 

7.2 

6 

3.5 

.00 

0.1 

.00 

52 

1 

Shirley 

New  Tubular  Wells,  Tap  in  P.  S. 

26 

33 

7.0 

69 

74. 

21. 

5.1 

12. 

1.9 

2.1 

M 

L6. 

10 

23. 

.01 

0.0 

.00 

202 

3 

Dug  Wells,  Tap  near  Pump 

3 

5 

4.7 

k 

45. 

lk. 

2.2 

15. 

2.6 

,03 

,19 

L3« 

61 

21. 

.00 

1.1 

.00 

202 

3 

Gravel  Packed  Well,  Tap  in  P.  S. 

0 

5 

6.5 

21 

30. 

9.1 

1.6 

10. 

1.7 

►  02 

,08 

L3. 

8 

23. 

.00 

0.9 

.00 

121 

3 

Shrewsbury 

South  St.  Wells,  Tap  in  P.  S. 

13 

27 

e.k 

28 

5*. 

17. 

2.6 

16. 

2.0 

1.4 

o.5 

L2. 

?1 

34. 

.01 

0.6 

.11 

197 

3 

Oak  St.  Wells,  Tap  in  P.  S. 

1 

0 

6.3 

2? 

38. 

11. 

2.3 

11. 

1.5 

,02 

,01 

L5. 

12 

20. 

.00 

1.3 

.02 

142 

1 

Sewell  St.  Gravel  Packed  Well,  Tap  in  P.S. 

0 

8 

6.3 

22 

47. 

15. 

2.4 

13. 

1.6 

,01 

00 

lk. 

19 

2k. 

.00 

0.9 

.42 

167 

3 

No.  Quinsigamond  Ave.  Gravel  Packed  Well  //l 

0 

2 

6.? 

33 

77. 

25. 

3.B 

18. 

3.4 

,02 

00 

L5. 

39 

37. 

.00 

1.0 

.03 

253 

3 

No.  Quinsigamond  Ave.  Gravel  Packed  Well  #2 

0 

0 

6.2 

44 

.22 

39. 

5.8 

26. 

3.2 

,0k 

,14 

L7. 

50 

65. 

.00 

1.1 

.21 

367 

3 
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Analysis  of  tne  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY 
OR  TOWN 


Contd. 
Shrewsbury 
Somerset 


SOURCE 


Mi  1 1 i grams  per  Li ter 


u  M 


South bo rough 
Southbridge 


Southf ield 
Southampton 
Spencer 
Springfield 


Sewell  St.  G.  P.  Well  #5 

G.  P.  Well  #2,  Brook  St.  Dighton 

Treatment  Plant,  Raw 

Treatment  Plant,  Settled 

Treatment  Plant,  Finished 

Fire  Station,  County  Street 

New  Station,  MDC  Ao.ueduct 

Hatchet  Brook  Reservoir  3  Direct 
4 

Hatchet  Brook  Reservoir,  Direct 

Hatchet  Brook  Reservoir  5»  Direct 

Cohassc  Brook  Reservoir 

Spring,  Tap  on  System 

Gravel  Packed  Well  -  Tap  at  Well 

Shaw  Pond,  Tap  in  Town  House 

Ludlow  Res.  after  Filtration 


0 
0 

25 
7 
7 
2 

23 

18| 
22 

15 
107 
2 

5 
27 


6.4 
6.9 
6.9 
6.0 
6.9 
7.0 
6.6 
6.6 
6.5 
6.2 
6.3 
7.C 
7.C 

6.; 


^5 
8 
5 
11 

12 

8 
7 
6 

5 
9 

>»3 
30 
6 


6.t  9 


58. 

27 

20. 

20 

20 

20 

13 

7. 

7. 

5. 
10. 
U2. 
25. 
6. 
16. 


19. 
7.7 
5.7 
5.9 
5.9 
6.0 
3.9 
1.9 
1.9 

1.3 
2.8 
9.2 
7.5 
1.9 
4.2 


2.8 
1.9 
1.2 
1.3 
1.3 
1.2 
0.7 
0.6 
0.6 

0.5 
0.7 
4.6 

x.h 

0.3 

1.5 


19. 
15. 


2.5 
'.2 


5.0L.1 
8.3?.? 


13. 
13. 


1.2 
1.2 


6.3(1.0 
2.00.5 
1.70.4 

1.30. h 

2.70.8 
1.70.7 

4.ro. 6 

2. CO.* 
5.11.0 


.02 
.00 
.12 

.05 
.05 
.08 
.03 
.12 
.13 
.18 
l.i 

.00 
.16 
.75 
.10 


Oh 
00 

05 
04 
04 

.03 

,00 
,01 
.01 
.04 
.19 
.00 
.00 
.02 
.01 


14. 
12. 
0.7 
0.7 
0.8 
1.0 
3.8 
3.1 
2.4 

5.6 

7.3 
10. 

18. 
1.5 
3.8 


20 

17 

1R 

28 

27 

28 

7 

5 

c 

5 
8 
6 
5 
5 
7 


32. 

6.7 

7.5 
9.7 
10. 
10. 
14. 
2.5 
2.7 

2.3 
4.8 

5.5 

*.5 
12. 


.001.0  ! 

.00(1.2 
.070.1 ; 

.040.2 
.020.2 
.010.2 
.000.2 
.000.0 

.030.0 

.010.0 
.070.1 
.0C0.4 
.020.6 
.010.0 
.010.0 


.48 
.02 
.^8 
.01 

.13 
.04 
.0^ 
.01 
.00 
.00 
.0? 
.03 
.29 
.03 

.04 


223 

125 

76 

93 

107 

109 

61 

30 

27 

25 

37 

95 

73 

31 

64 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 


SOURCE 


Hi  1 1 i grams  per  Li ter 


*J    ,  CL 
i-  ;  O 
<-) 


c  m  <o 
o  o 
o  c 
E 

.  o  o 
o  l. 

<u  ul  • 
c~—  o 


Cont'd 
Springfield 


Sterling 

Stockbridge 
Water  Co. 

Hill  Water  Co. 

Mahkoenan  water 
.Vheatleigh  a.  Co. 


West  Parish  Filters 
Sedimentation  Basin 


Inlet  to 


Ludlow  Reservoir,  Before  Filtration 

West  Parish  Filters  -  Final  Effluent 
Sand  Filters 

Cobble  Mountain  Reservoir  -  Surface  at 
Dam 

New  Gravel  Packed  Well 
Tubular  Wells,  Tap  in  P.  5. 
Lake  Averic  near  P.S. 

Springs,  Tap  in  Town 
wor-s  Deep  Tubular  Well,  Tao  in  P.S. 
"rilled  Well  -  Tap  at  veil 
Spring- /rom  Pump 
Tap  on  System 


23 
27 

12 

28 

15 
8 

18 

13 

5 
0 

3 
0 


6.E 
6.7 

6.4 

v.o 
6.4 
6.6 
6.9 


7.0 


5123 
!|l6l 


7.416? 
7.^160 


11. 
15. 

11. 

12. 
65. 

51 
50. 

50. 

128 
147 

142 
14? 


2.9 
3.9 

2.8 

3.0 
22. 
17. 
13. 

12. 

35. 

46. 

4fi. 


1.0 
1.2 

0.9 

1.0 
2.6 
2.0 
4.2 

5.0 
10. 

6.6 
6.6 
6.6 


5.^0.6 


6.0 
27. 
14. 
l.C 


SI 


1.3 
1. 

2. 

2. 


0. 
3.1 
3.8 
0.3 

1.3 

9 
Ul 
1.3 
1.3 


.14 

.07 

.12 

.13 
.05 

.02 
.06 

,1? 

,01 
,00 
00 
00 


.04 
.02 

.03 

.04 
.04 
.01 
.01 

.01 

.00 
.00 

.on 
.on 


K9 

4.0 

5.0 

4.2 
10. 
9.8 
3.3 

7.* 

8.9 
-.6 

7i-6 
7.9 


7 

43 
^0 
6 

5 
10 

9 

9 
9 


10. 

7.7 

9.5 

9.2 
46. 

25. 
1.0 


01 
01 


0.1 i .01 
0.1 


oi  b.i 


.010.1 


00 


.0C0.6 

.oco.o 


2.8^00 

4.8 


Oro 


2.8 
3.5 
3.3 


.oco 

,OC0 


0.6 


0.0 
.2 

4 


55 
63 


.16 
.1*  53 


.01 
.01 
.01 

0.8 

.01 

.00 
.00 
.00 
.00 


56 
265 

178 
107 

107 

23S 

290 
~90 
29 
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Analysis  of  trie  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 

tow:; 


SOURCE 


Hi  1 1 i grams  per  Li ter 


■  o 

u  £ 

I  o  u 
a.-— 

1 


Stoughton 


Stow 

SturLridgi 
Sudbury 


Collecting  Gallery,  Tap  in  P.S. 
Muddy  Pond  Station 

TubularWells,  Tap  in  P.S. 
Harris  Pond  Station 

Gravel  Packed  Well,  Fennel  Site-West 

Iravel  Packed  V.'ell-MacNamarra  Site 

Tap  in  Town  Hall 

G.  P. Well,  Gumey  St. 

Assahet  Water  Co. 

Tap  at  Juniper  Hill  Water  Co. 

Gravel  Packed  S-/el]   #2-Tap  in  P.S. 

Tubular  wells,  T--p  Ii  F.S. 

G.P.   -Jell  #2-Raymond  lo.-'d 

G. P. Well  #> Pratt's  Mill  Road 

G.P.  ell  #5,  Route  117 

Tap  in  Town  Hall 

G.P. Well  (jf4-Warr«n  Roart 


0 
0 
0 
0 

1 

5 
&2 

6 
o 

0 

0 


if: 

3 

7 

P 
IP 
30 
25 

0 

3 

o 

10 
5 


6.1 

6.5 

*.3 
6.1 
6.4 
6.4 

fi.3 
6.6 
6.0 
6.3 
7.2 

7.1 

7.1 
7.1 
6.8 


17 

22 

s>8 
18 
23 
27 

?5 
3? 
13 
18 
74 

39 
4l 

to 

45 


B.7 


10 


3 

26. 

39 
37 
48 

Q 
187, 

44. 

95. 
3^. 
4". 
86. 
66.1  2 


18. '4 
.0 
10. 
6.7 
1". 
?.2 
50. 
12, 
29. 
10. 

13. 


1.8 

3-3 

3.3 
2.2 
3.1 
2.8 

2.9 
0.7 
15. 
3.3 
5.6 
2.1 
?.6 
4.7 

3.8  I: 


14. 

15. 

8.0 
7.5 
1^. 
17. 

24. 

45. 

13. 

10. 

23. 

14. 
12. 
11. 


|L.O 
0.9 

0.7 
0.7 
0.9 
]  .6 
2.0 
1.0 
3.0 
2.3 
2.4 

1-5 

1.6 
2.1 
]  .5 


.11 

.00 

.02 
.02 
.08 
.05 
.17 

0.6 
1.0 
.55 
.02 
.01 
.33 


14 


.01  17 


.16 
.05 
.02 
.01 
.00| 
.04 

.15 

.16 
.01 
.10 
.05 


.30! .00 
.00 1 .00 


19. 
15. 
16. 
15. 
16 
21. 
18. 
16. 
16. 
15. 
2?. 
16. 
16. 


10120. 


8 
8 
8 
8 
P-5 
21 
12 
13 
£9 
R 

?3 
23. 
12 


.01 


25. 

13.  I 

12. 

22. 

?  '7  • 

11. 
19. 
180. 

32 
19 


005.6  .02 


31.  ' 
29. 
20.  I 


.01 
.04 

.00 

.''3 
.0? 
,00 


.0.02 


.01 3.8 
.00). 3 
.00?. 9 
.021.2 
.005.5 
•  CI  ).0 


0.1 
0.5 
0.1 

2.7 
0.7" 
0.9 


,00 
.02 
,46 
.04 
,02 
,00 
02 
02 
12 
16 


col  3.1 


12"' 
154 


113 

1 

92 

3 

143 

3 

159 

3 

124 

152 

2 

520 

1 

170 

1 

37  3 
183  3 
■op.  50  1 

12?33|3 
06(187  h 
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Analysis  of  toe  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY 
TOWN 


SOURCE 


Mi  1 1 i grams  per  Li ter 


■a 

o  o 

l'_>.C 


ex    o  i_. 

a    uul  ■ 

o  1  a.---  o 

I  «/>  x  — 


Sunderland 


Sutton (  V.'ater  Co.  ) 


Sutton(Kanchaug) 

Svamscott 

Swansea 


Saw  Mill  Brook  Reservoir  -  uirect 

Tap  in  Town  -  Filtered  Water 

Tubular  Wells  ,  Tap  in  P.  S. 

Dug  Well  ,  Direct 

Tubular  Wells,  Tap  in  Town 

Weir  Springs,  Direct 

Gravel  Packed  Well  #2  ,  Tap  in  P.  S. 

MDC  Supply,  Tap  in  Town  Hall 

Gravel  Packed  Well  01  ,  Midwood 

Gravel  Packed  Well  #2,  Midwood 

Gravel  Packed  Well  #3,  Midwood 

Gravel  Packed  Wells  #  4  &  5,  Maher 

Gravel  Packed  Well  #6,  Vinnicum  Road 

Grnvel  Packed  Well  #7,  Plant  near 
Maher  -  Raw 

Gravel  Packed  Well  f*7 ,  Plant  near 
Maher  -  Finished 


1? 

7 

10 
0 
0 

8 
15 

5 
37 

|200 

4o 

0 
0 

0 

0 


7.0 
7.2 
7.2 
7.0 
6.6 

6.3 
6.4 
6.6 
6.6 
6.4 
6.4 
6.3 
6.3 


48 
56 
49 
39 
18 
28 
24 
8 
19 
31 
17 
14 
21 

22 


50 
59 

52 

66 
34 
53 


19  5.0 
16  t.9 
22  5.4 
27  7.7 

20  5.1 


6.3 

6.5)27 


55 
45 

60 


16 
13 

16 
16 


1.9 
1.8 
?.3 
2.5 
1.7 
3.0 
1.0 
3.8 
1.4 
1.7 
1.2 
3.6 
2.7 

3.5 

.8 


2.8 
2.8 
2.6 
iT 
11 

14 
13 
7.7 
6.8 
7.7 
8.0 
10 
10 

11 
13 


1.8 
2.0 


.04 
.02 
.02 
.13 
.06 
.01 
.03 
.04 
1.0 

5.3 
.84 
.00 
.09 

.75 

.03 


.00 
.00 
.00 

.01 

.00 
.00 
.14 

.01 

.28 

1.0 

.56 

.04 
.04 

.11 

.1] 


11 
12 
12 
12 
10 
14 
9.4 

3.* 
13 
15 
13 

14 
14 

20 

16 


3.? 

5.5 
3.8 
22 
19 
34 
18 
12 
|7.0 
1? 
12 
18 
16 

19 

18 


.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

.01 

.01 

.01 

.04 

.18 
.05 

.00 
.00 

.00 

.00 


0.0 
0.1 
O.lj 
2.0 
2.2 

3.6 
0.0 
0.2 
0.2 
0.0 
0.1 
2.7 
1.0 

0.6 

0.6 


.00112 
.49125 
.01113 
.45(195 
.14135 
.01318 
1.1L06 
.23  76 
.16  33 
.09  93 


.08 


85 


.03152 
.04142 

.01170 
.12185 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 

SOURCE 

Turbidi  ty 

Color 

X 
Cl 

Mi  1 1  i grams 

per 

Liter 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

Magnesium 

Sod  i  urn 

Potassium 

Iron 

Manganese 

*> 
u 

>/> 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

OJ 

<-> 

ID 

t 

z. 

Copper 

•  M 

1  ^~ 
C  l/l 

o  o 

O  -C 
E 

•  o 

O  1- 

U  IJ 

a.— 

-  ; 

■S  , 

o 
o 

Cont'd 

Swam  sea 

Tap  in  Town 

0 

3 

6.3 

21 

57 

17 

3.6 

10 

2.2 

.05 

.04 

14 

28 

14 

.00 

2.2 

.13  !170 

3 

Coles  River  Brook,  Upstream  of  Midwood 

2 

390 

6.4 

17 

25 

6.6 

1.5 

7.0 

1.6 

1.4 

.05 

17 

27 

12 

.14 

0.3 

.07 

83 

2 

Taunton 

Taunton  Supply,  Tap  in  Hospital 

0 

15 

6.3 

6 

12 

3.0 

1.0 

7.7 

0.7 

.22 

.02 

1.9 

7 

16 

.00 

C.C 

.16 

67 

3 

Taunton 

Paul  Dever  School 

Gravel  Packed  Well  1 

0 

5 

6.3 

23 

54 

15 

4.2 

8.9 

5.5 

.14 

.09 

16 

'3 

14 

1.0 

6.] 

.21 

165 

2 

Gravel  Packed  Well  2 

0 

2 

6.4 

19 

38 

10 

3.0 

10 

^.2 

.02 

.09 

17 

?2 

12 

0.4 

3.1 

.01 

137 

3 

Taunton 

Ho 9 pi \al 

Gravel  Packed  Well  J 

1 

? 

6.5 

23 

;'l 

12 

2.7 

11 

3.9 

.15 

.05 

17 

24 

11 

0.6 

.01 

141 

Taun ton-Town 

ssawompspt.t  Pond  near  Gatehouse 

1 

6.7 

i  i 

2.8 

1.0 

8.3 

0.8 

.18 

.02 

p  j 

7 

15 

.02 

o.c 

.04 

72 

3 

Elder's  Fond  near  Gatehouse 

1 

15 

6.6 

n 

1.0 

'">.  3 

1.0 

.08 

.01 

l.f 

6 

15 

.07> 

O.f 

.01 

67 

Long  Pond  at  Entrance  no  Assawonpsett  Pone 

1 

f>0 

6.1 

6 

10 

2.5 

1.0 

9.0 

0.9 

.41 

.IS 

2.5 

8 

15 

.01 

O.C 

.02 

69 

Pilter  Basin 

? 

15 

6.2 

9 

22 

.1 

1.7 

13 

1.8 

0.6 

.11 

16 

20 

.00 

l.j 

.01 

115 

3 

Prospect  Hill  Distribution  l'ps<?rvoir 

I 

13 

6.0 

5 

13 

3.5 

l.C 

8.0 

0.9 

.1? 

.01 

1.5 

6 

16 

.03 

O.f 

.07 

74 

3 

Tap  in  City  Hall 

1 

7 

6.0 

5 

13 

5.1 

1.1 

8.0 

0.7 

.1^ 

.0? 

1.6 

5 

15 

.01 

O.f 

.38 

71 

3 

Templeton 

Gravel  Packed  Wen  at  Baldwinville, 

Tap  in  Town 

0 

0 

6.4 

16 

13 

4.0 

0.6 

10 

0.9 

.01 

.00 

14 

5 

18 

.01 

O.c' 

1.0 

79 

3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 


SOURCE 


Ml  1 1 i grams  per  Li  ter 


T3 
S_ 

o 

sz 
<_> 


c  </> 
O  O 
o  c 
E 

•  o 

■J  t- 
U  <-> 
O.T- 


Cont'd 
Temple ton 
Tewksbury 


Birch  Hill  Well 

Gravel  Packed  Well  ffl,  Tap  in  P.  S. 
Gravel  Packed  Well  #2,  Tap  in  P.  S. 
Gravel  Packed  Well         Tap  in  P.  S. 

Gravel  Packod  Well  #  T  Tap  in  P.8. 
Gravel  Packed  Well  #5,  T?p  in  P.S. 
Gravel  Packed  Well  #6,  Tap  in  P.S. 
Gravel  Packed  Well  4l 
'•ravel  Packed  Veil  .''8,  Tar  in  P.S. 
Center  of  Town 
Gravel  Packed  Well  if9 
Vravel  Packed  Well  ,flO 
Gravel  Packed  Well  #11 
Gravel  Picked  Well  #12 
Gravel  Picked  Well  '13 


2 

43 

130 

42 
28 
0 
52 
128 

n 

20 
1' 
7 
2 
12 
15 


6.2 
6.3 
6.3 

6.0 

6.3 
6.3 
6.1 
6.2 
6.1 
6.3 
6.2 
6.1* 

6.5 
6.4 

6.4 


38 

24 
40 

43 

27 
36 
36 
51 
44 

^5 
53 
123 
99 
1*7 
38 


12 
7.1 

11 

15 
.9 
11 
9.0 
13 
1? 
13 
15 
11 
26 
13 
11 


2.0 

1.5 
3.0 
2.6 
1.6 

2.1 

M 

3.'* 

5.0 

2. 1 

3.8 

11 

8.3 

3.6 


11 

13 

20 
23 
17 

16 
20 
20 
28 
19 

23 
24 

13 
35 
19 


.00 
.6* 
2.2 

.80 
.69 
.01 
.04 

.52 

.00 

.16 

.01 

.44 
.00 
1.5 
.01 


.02 

.17 
.15 
.1? 
.24 
.0 

l.S 
3.5 

.os 
.21 
.02 
.1= 
.1? 


15 
18 
23 
17 
17 
15 
14 
17 
19 
17 
17 
19 
1" 
22 
18 


18 
13 
11 

7 
12 
5 

19 
16 
24 

100 
Q8 

26 
12 


25 
23 
34 

49 
29 
32 

43 
■*5 

49 
34 

4  7 
26 
23 

?9 

5P. 


.00 
.04 

.35 

.03 
.08 
.00 

.06 
.11 

.01 
.00 
.01 
.00 

.00 

.00 
.04 


0.4 

o.E 

0.5 

2.  "' 
0.' 

3.  ; 
o.t 
0.; 
1. 
l.S1 
2.1 
1.] 
l.S! 
1.] 
1 


.19143 
,  0^117 
03182 
,0=213 
.01146 
.01165 
.01 177 
•OS  202 
,0(233 
.0; 193 
.04^38 
o^53 


,0] 


297 
178 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 

to:  IN 

SOURCE 

Mi  1 1 i grams 

per 

Liter 

E 

ui 

01 

Turbidi  ty 

Color 

X 
Q. 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

Magnesium 

Sod  i  um 

Potassium 

Iron 

Manganese 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  h 

Nitrate  II 

Copper 

Spec.  Cond. 
(Micromhos/c 

Q. 
E 

o 
o 

Cont'd 
Tewksbury 

Old  Wells,  Tap  in  P.S. 

0 

13 

5.3 

17 

33. 

9.6 

2.3 

14. 

2.7 

.06 

.12 

13. 

3 

2k. 

.02 

1.3 

.05 

147 

3 

New  Tubular  Wells,  Tap  in  P.S. 

2 

5 

6.1 

18 

87. 

25. 

6.2 

48. 

6.2 

.28 

.Ok 

16. 

39 

8l. 

.02 

8.2 

.02 

397 

3 

Tap  in  Idministration  Bldg. 

0 

8 

5.2 

20 

52. 

15. 

3.6 

28. 

4.0 

.09 

.05 

13. 

20 

4l. 

.00 

3.6 

1.5 

3 

Tisbury 

Lake  Tashmoo  near  P.S. 

0 

5.3 

9 

20. 

2.4 

3.6 

36. 

1.4 

.02 

.00 

11. 

6 

52. 

.00 

0.2 

.02 

175 

3 

Tashmoo  Spring,  Pump  Well 
Direct  after  Drawdown 

0 

10 

5.1 

14 

13. 

2.6 

1.5 

9.5 

0.6 

.02 

.00 

12. 

3 

17. 

.01 

0.1 

.03 

80 

3 

G.P.  Well  tf2  West  Spring  St. 

1 

0 

5.6 

11 

7. 

1.5 

0.7 

6.7 

0.6 

.13 

.02 

Ik. 

1 

10. 

,00 

0.0 

.00 

u9 

3 

G.P.  .Veil  #1  Edgartown  Rd. 

0 

3 

5.8 

19 

6. 

1.3 

0.8 

7.0 

0.5 

.02 

.00 

13. 

0 

11. 

,00 

0.0 

.00 

51 

2 

Tap  in  Town 

1 

0 

5.4 

10 

7. 

1.6 

0.8 

7.1 

0.6 

.05 

.02 

Ik. 

1 

11. 

,00 

o.c 

.ok 

53 

3 

Topsfield 

Tubular  //ells,  Tap  in  P.S. 

0 

o 

5.7 

f*8 

62. 

16. 

5.0 

11. 

1.0 

.Ok 

.00 

15. 

11 

20. 

,01 

2.2 

.05 

170 

3 

Pumping  Station 

0 

3 

5.7 

46 

63. 

17. 

5.0 

9.3 

1.0 

.00 

.00 

16. 

9 

19. 

.03 

1.8 

.01 

168 

3 

Wyldo  Wood  Vater  Wks.,  Tnc. 
Tap  on  System 

1 

7 

1.3 

Bb 

90. 

28. 

7.1 

9.5 

1.2 

1.0 

.00 

15. 

13 

18. 

,00 

1.3 

.01 

220 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 


SOURCE 


Mi  1 1 i grams  per  Li ter 


•  Ol  o 

o.—  o 


Towr.oend 

Up+on 
Uxbridge 

Wakefield 


Walpcle 


G.P.  Veil  -  '.itches  Brook. 

Tubular  Well9,  Tap  in  P,S. 

Tubular  '..'ells,  Tap  in  P.S. 

Gravel  Packed  .;ell  ,/l,  Tap  in  P.S. 

Gravel  Packed  Well  v2,  Tap  in  P.S. 

Gravel  Packed  Well 

Crystal  Lake,  Raw  Water 

Final  Effluent  Of  Sand  Filters 

Dug  Well,  Tap  in  P.S. 
Fay  State  Well 

Tap  in  P*W.  Building   ;  •• 

Tubular  Wells,  Washington  St. 

G.P.  Well  li\  Mine  Brook 
Robbins  Rd. 

G.P.  Well  #2  Mine  Brook 


7.? 
6.? 
6.2 
6.2 
6.2 
6.2 
7.1 
7.1 

6.7 
6.9 
6.4 

6.? 
6.3 


23 
10 

13 
18 
19 
14 

21 
26 

71 
12 
31 

35 
33 


11. 
32. 
?1. 
29. 
22. 
"9. 
52. 

l4l 
26. 
52. 

"3. 
4o. 


7-3 
3.1 
10. 
6.4 

P. 5 
6.4 
13. 
14, 

23. 
74. 

13. 

11. 
9.7 


■?.3kl-5 


55 


0~< 


o. 

2. 
1.3 
1.9 
1.3 
3.6 
3.7 

15. 
1.7 
4.8 

3.7 
3.8 


0.6 
1.7 
1.6 
1.9 
1.4 


25.2.0 
27.2.1 

3^.2.8 


12. 

20. 

15. 

15 


1.2 

0.9 

0.8 
0.8 


.05 

.01 
.04 
.12 
.15 

.07 
.06 
.38 

.04 
.38 
.44 

1.3 
1.3 


.00 
.01 
.00 
.44 

.25 
.14 
.02 
.01 

.06 
.02 
.42 

1.4 

.25 


14. 
13. 
13. 
11. 

13. 
12. 
1.6 
1.8 

17. 
3.1 
17. 

16. 
17. 


3 
2 
12 
2 

5 
2 

16 
15 

19 
7 
7 

8 
7 


14. 
P. 3 

n. 

16. 
18. 
21. 

50. 
50. 

78. 

26. 
41. 

28. 
25. 


0.4 
0.4 
0.9 
0.5 
1.4 
0.7 
0.2 
0.2 

3.3 
0.2 
1.9 

1.1 
0.5 


.03 

u 


8-7 
46 


.09L25 
.22L02 
•?7L25 
.1*  L15 
.01 ?23 
.02227 

.07  120 
.12.25 
2.4  .98 

1.1.59 
4.7-37 


-  59  - 


Analysis  of  tne  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 


SOURCE 


CONT'D 
Walpole 

Ware 


.areham 


Tap  in  Town  Hall 
G.  P.  Well  #2 

Large  Well  (Before  Treatment) 
Tap  in  P.S.  (After  Treatment) 
Gravel  Packed,  Tap  in  Pvuno  Station 

Gravel  Packed  Well  1  at  Maple  Springs, 
Tap  in  P.S. 

Gravel  Packed  Well  2  at  Maple  Springs 
Tap  in  P.S. 

G.P.  Well  #3  Maple  Springs 

G.P.  Well  {ft  Maple  Springs 

Tap  in  District  Office 

Onset  Fire,  G.P.  Well  -f5  Red  3rook 

Onset  Pire,  Sandy  Pond 
Tap  in  Piurp  Station 

Onset  Pire  Dist,  Tap  in  Dist.  Office 


? 

11 

0 
0 

0 


6.3 
6.5 

6.5 
7.2 
6.6 

6.2 

6.2 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 

6.6 
6.6 


Mi  1 1 i grams  per  Li ter 


28 
26 
64 

26 


7 
7 
7 
10 


-9 
47 

58. 

i»o. 

6. 

7. 

7. 

7 
7. 


12. 
12. 

13. 
11. 

12. 


4.2 
4.0 
2.8 
2.4 

2.7 


1J0.8 


;0.9 

:o.8 
:».8 

<io.8 


1 

] . 

1 

?.$1.7 


0.9 
9 


:  o 


"57. 

75. 

7.5| 
26. 

7.31 


5.Jl 
5-3 
4.8 
5.0 
6.0 

5.7 

6.7 


1.0 
1.4 

2.1 
2.1 
2.1 


5.3  0.5 


0.4 
0.6 
0.5 
0.5 
0.6 

0.5 
0.5 


.13 
2. 

03 

02 
02 


.13 

51 

.00 
.00 

.00 


.04 
.20 

.03 

.00 
.00 

.01 


05.00 


1.01 
01 
01 
L01 

oo 


09  .0C2.9 


16. 

15. 
14. 

15. 
14. 

5.4 


.0C4.9 


8.1 
7.6 

7.5 
7.4 

2.9 


6 

10 

13 
11 
12 


52. 
107 
15. 
11. 
13. 

8.5 

7.7 

8.2 
9-0 

8.7 
8.5 


.02 


1.05 


.06(1.1 
.011.8 
.001.5 
.001.6 

.003.0 

.003.1 
.OOT.O 
.000.0 
.000.0 
.011.6 

.00^.0 
.003.1 


o  o 

•2 
o 

>_>  I. 

o  u 

Q-— 


.6 
0.9 
.02 
.02 
.02 

.02 

.01 

.02 
1.4 
.05 

.04 
.49 


250 
^60 

131 
167 
119 

46 

41 
41 
39 
44 
70 

45 
48 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 

SOURC3 

1 1  i grams 

per 

Liter 

Turbidi"  ty 

Color 

X 

o. 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

Magnesium 

Sodium 

Potassium 

Iron 

Manganese 

Si  1 ica 

Sulfate  j 

Chloride 

rO 

C 
O 

Nitrate  II 

luuuiai    rvexxSf    lap  in  r.o. 

0 

0 

cut 

14. 

5.2 

L.4 

4.0 

1.0 

.01 

.02 

13. 

0 

5.8 

.01 

0.3 

Dug  Wells,  Tap  in  Village 

• 

22 

6.1 

16 

79. 

L7. 

3.8 

45. 

2.4 

1.0 

.  nl 

18. 

1 

102. 

.01 

0.4 

Waylar.d 

G.P.  Well  #1  Sc.  2,  Baldwin  Pond 

1 

8 

6.7 

63 

80. 

?2. 

5.8 

9.3 

2.5 

.?3 

.;;2 

17. 

52 

17. 

.05 

0.6 

G.P.  Well  ih,  Baldwin  Pond 

0 

0 

6.6 

47 

91. 

?8. 

>3 

10. 

1.6 

.00 

.06 

16. 

52 

19. 

.01 

6.7 

G.P.  Well  H\,  Happy  Hollow 

0 

0 

6.5 

59 

78. 

'2. 

5.3 

15. 

1.9 

.00 

.00 

15. 

L8 

37. 

.00 

3.2 

G.P.  Well  #2,  Happy  Hpllow 

0 

0 

6.5 

47  • 

16. 

52. 

3.5 

36. 

1.8 

.01 

.00 

18. 

20 

77. 

.00 

4.7 

Tap. in  Town  LHall 

0 

3 

6.6 

52 

95. 

'8. 

6.0 

14. 

2.0 

.'Ml 

.01 

17. 

50 

31. 

.00 

3.6 

I'.eauow  view  nodO f  Lr.r.  wen 

0 

2 

O.  f 

55 

80. 

?3 

5.1 

11. 

2.0 

.01 

.00 

19. 

L6 

26. 

.00 

1.6 

Webster 

Wells,  Tap  in  P.S. 

0 

5 

6.4 

24 

30. 

?.4 

1.4 

8.7 

1.9 

.09 

.10 

10. 

7 

15. 

.04 

0.4 

Gravel  Packed  Well 

0 

0 

6.6 

30 

31. 

LO. 

1.2 

11. 

1.8 

.05 

.08 

15. 

3 

19. 

.02 

0.2 

Bigelow  Road  Well 

0 

5 

6.6 

^2 

'•0. 

1.9 

9.0 

2.2 

.n5 

.04 

13. 

9 

14, 

.01 

1.2 

Wei lesley 
College 

Tubular  Wei  Is 

1 

7 

6.2) 

26 

L7. 

5? . 

1.7 

.22 

.0? 

15. 

23 

54. 

.01 

1.4 

Wellesley 
Town 

2  Dug  Wells,  Wellesley  Ave. 
2  G.P.  Wells,  Morses  Pond 

0 

0 

0 
8 

6.3 
6.6 

^7 

54 

85. 

21. 

•^7 

8.0 

1.0 

53. 

1.2 
2.1 

.02 
.29 

.53 

14. 
13. 

0 
0 

70. 

.01 

.05 

1.6 

0.7 

O  O 

O  JC 
E 
•  O 
O  i_ 
O  (J 

Q..,. 


.08 


57 


2.4580 
.05?05 
.no?28 
.00220 
.Oll357 

.011203 

.00112 
00117 

.01127 
.10252 


.1C270 
.05  ^40 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  <)R 
TOWN 

3'JURCh; 

Turbidi  ty 

Color 

X 

a. 

Mi  1 1  i grams 

per 

Liter 

Spec.  Cond. 
(Micromhos/cm. ) 

i/i 

<U  I 

Alkal inity 

Hardness 

Calcium 

Magnesium 

Sodium 

Potassium 

Iron 

Manganese 

Si  1 ica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Nitrate  11 

Copper 

No.  of  Samp 

Cont'd 

A'ellesley 

(Town ) 

0 

o 

6.c 

48 

80. 

11. 

3.0 

18. 

0.9 

.00 

.05 

9.0 

0 

30 

.01 

0.9 

.09 

155 

1 

0 

0 

58 

68. 

18. 

5.5 

1.7 

.05 

.02 

15. 

0 

47. 

.01 

0.6 

.15 

270 

1 

G.P     Well     T  Cmifhlin 

0 

0 

38 

92 

22 

9.0 

30 

1.5 

.02 

.58 

14 

0 

65 

.03 

1.1 

.10 

320 

1 

Tan     Public  Works  Bui  1  riff 

1 

5 

6  7 

53 

94 

25 

7.5 

30 

1.9 

.39 

.31 

15 

5 

65 

.01 

1.0 

.05 

325 

2 

Wenham 

Gravel  Packed  Well  #1 

0 

5 

7.1 

95 

125 

37 

9.3 

13 

2.2 

.01 

.00 

14 

26 

25 

.01 

1.6 

.03 

247 

3 

Sravel  Packed  Well  #2 

0 

5 

7.£ 

125 

160 

50 

14 

14 

3.5 

.02 

.15 

12 

31 

24 

,02 

1.0 

.01 

280 

1 

West  Boylston 

Gravel  Packed  Well  #3 

4 

23 

6.2 

19 

32 

10 

1.6 

18 

2.2 

.27 

.06 

15 

12 

32 

.01 

0.5 

.05 

151 

3 

Oakdale  Gravel  Packed  Well,  Tap  in  P.S. 

0 

8 

6.6 

16 

35 

12 

1.3 

11 

1.8 

.01 

.00 

11 

8 

24 

,00 

0.9 

.01 

162 

Lee  Street  #4,  Gravel  Packed  Well 

0 

2 

6.3 

22 

48 

14 

3.1 

10 

1.1 

.00 

.00 

13 

12 

25 

,00 

1.2 

.01 

148 

3 

Pleasant  Valley  Well  #1 

2 

3 

6.3 

14 

27 

8.6 

1.2 

13 

1.8 

.04 

.00 

12 

8 

28 

,00 

1.1 

.03 

117 

3 

West  Bridgewater 

Tubular  Wells,  Cyr  Street 

0 

0 

6.2 

11 

44. 

12. 

3.7 

19. 

3.3 

.0^ 

.01 

15- 

5 

31. 

,01 

4.9 

.09 

lRo 

2 

G.  P.  Well  Norman  Ave. 

0 

0 

5.9 

8 

43. 

ll. 

3.6 

15. 

i.2 

.30 

.13 

16. 

7 

20. 

,04 

3.5 

.0^ 

16-5 

0 

G.  P.  Well,  Rtes  106  &  24 

0 

3 

6.4 

36 

70. 

20. 

5.1 

22. 

1.4 

.01 

,?2 

19. 

2 

40. 

,05 

0.3 

.02 

2  J,? 

2 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.3 

11 

45. 

12. 

3.6 

17. 

2.0 

.25 

.09 

16. 

16 

25. 

,01 

3.5 

.34 

173 

2 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY 
OR.rO'AN 

SOURCE 

Hi 

1 i  grams 

per 

Liter 

■  B 

in 

>i 

<u 

C  V. 

0  0 

^amp 

4-1 

c 

</\ 
1/1 
at 

c 

5 

t/i 
ai 

Ol 

4J 

Ol 
T3 

TO 

<u 

o.c 

■o 

Lp 

1/1 
0) 

E 
3 

l/> 

c 

<o 

<o 
u 

TO 
H- 

L. 
O 

O 

TO 

1 

Dppei 

c= 

•  0 
0  i- 

.Q 
l_ 

o 

<Q 

■0 
u 

c 

"O 

10 

4-> 

c 
0 

!_ 

C7> 

c 

3 

-C 

3 
1— 

o 

<_) 

X 
Q. 

-3 

<o 

0 

TJ 
V 

0 

00 

O 
O. 

TO 

v> 

GO 

0 

3 

Wes^brough 

Andrews  Well  $2,  Nourse  Street 

4 

?0 

6.6 

43 

65. 

21. 

2.8 

6.0 

1.7 

.30 

.03 

15. 

27 

6.3 

.01 

1.2 

.03 

160 

2 

We s thorough 

Gravel  Packed  Wei]  #2,  Norse  St. 

0 

6.1 

13 

32. 

9.0 

2.1 

13. 

1.4 

.00 

.01 

12. 

8 

28. 

.00 
• 

o.< 

.02 

136 

1 

Westfield 

Montgomery  Reservoir  near  Gatehouse 

1 

48 

6.3 

4 

8. 

2.2 

0.6 

4.0 

o.s 

.11 

.05 

5.4 

g 

6.5 

.01 

0.] 

.04 

67 

2 

Granville  Reservoir  Surface  at  Dam 

0 

5 

6.5 

6 

8. 

2.0 

0.7 

3.0 

0.5 

.09 

.02 

6.8 

4 

2.5 

.01 

o.c 

.01 

35 

2 

Tekoa  Reservoir  near  Gatehouse 

1 

43 

6.6 

It 

9. 

2.2 

0.6 

3.0 

0.6 

.16 

.02 

6.8 

6 

4.3 

.03 

o.c 

.00 

3* 

2 

Grave]  Packed  Well,  off  So.  Holyoke  Rd. 

0 

0 

6.7 

41 

66. 

20. 

3.9 

12. 

0.7 

.00 

.00 

14. 

10 

21 . 

.01 

l.S 

.01 

165 

2 

West  Brookfield 

Tap  in  P.  S. 

1 

10 

6.1 

16 

31. 

7.3 

3.2 

9.0 

1.3 

.15 

.22 

17. 

8 

19. 

.03 

1.1 

.08 

124 

1 

West  Newbury 

Tap  in  Town 

0 

0 

6.7 

55 

67. 

20. 

4.2 

7.0 

1.4 

.02 

.00 

16. 

20 

6.5 

.00 

0.5 

1.7 

160 

1 

West  Springfield 

Bear  Hole  Erook  Reservoir,  Raw  Water 

6 

2k 

7.0 

42 

56. 

15. 

4.5 

10. 

0.5 

.07 

.01 

10. 

11 

20. 

.00 

o.c 

.02 

148 

3 

Bear  Hole  Brook  Reservoir  Filtered 

0 

l7 

7.2 

43 

57. 

15. 

4.5 

10. 

0.5 

.01 

.00 

11. 

10 

21  . 

.01 

0.1 

.01 

157 

3 

Tap  in  Town 

Well 

Gravel  Packed  Wells,  Tap  in  P.S.Southwick 

1 

4 

7.4 

49 

67. 

2.5 

6.3 

0.6 

.05 

.00 

13. 

12 

12. 

.00 

2.9 

.12 

156 

3 

0 

2 

7.3 

47 

64. 

28. 

1.9 

5.5 

0.6 

.00 

.00 

14. 

13 

10. 

.00 

3.1 

.00 

160 

2 

Gravel  Packed  Wells,  Tap  in  P.  S.  2  South- 

wicR  well 

0 

3 

7.4 

50 

69. 

24. 

2.1 

5.5 

0.5 

.01 

.00 

14. 

14 

10. 

.01 

3.7 

.00 

158 

2 

Gravel  Packed  Wells,  Tap  in  P.S.  3  South- 
Wick  Well 

1 

4 

7.6 

60 

82. 

30 

2.1 

6.0 

0.8 

.00 

.00 

10. 

13 

13. 

.00 

3.9 

.00 

185 

2 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY 
OR  TOWN 


SOURCE 


West  Stockbridge 


We stbo rough 
Westf ield 

Westfield  Hospital 
West  Hampton 
Westford 


East  Mountain  Reservoir  Direct  0 
Sartori  Quarry,  Tap  at  Pumping  Station 
Sartori  Spring,  Direct 
New  Spring,  Direct 

G.  P.  Well,  Tap  in  P.S.  Hopkinton  Road 
Sandra  Pond,  Tap 

Gravel  Packed  Well,  off  Union  Street 
Tubular  Wells,  Tap  in  P.S.  before  treatnpHtO 
Tap  in  town 

Tubular  Wells,  Tap  in  Westford  P.  S. 
G.  P.  Well  at  Brookside  P.S. #2, Nutting  Rd. 
Brookside  Station,  Depot  Road  #2 

fo 

Gravel  Packed  Well,  Cemetery  Road  in  West- 
Gravel  Packed  Well  #5 
Tap  in  Forge  Village  Road  Station 


8 
5 
5 
5 
3 
5 
o 

5 

20 

2 

13 

5 

3 

25 

5 


Milligrams  per  Liter 


21 

151 

154 

13 

19 

9 

33 

62 

18 

27 
28 
21 
17 
X) 
28 


31. 

17E 
lfll 
18. 
53. 
27. 
50. 

17. 
kl. 
50. 
36. 

33. 
44. 

43. 


11.1.1 
51.13. 


.50 
5.5 
15. 
7.5 
12. 
50. 
4.9 
L2. 
17. 
L5. 
L0. 
L3. 
L3. 


14. 
0.9 
3.7 
1.8 
2.3 
9.5 
0.9 
2.3 
1.7 
1.8 
1.9 
2.6 
2.4 


10. 


2.03.R 
1.03.4 
2.03.5 

I.  0). 2 
18.  ?.3 
43. L. 3 
5.00.5 

II.  0.8 
2.70.5 
10.  L. 5 
10.  L. 8 
16.  l.q 

10.  L. 5 
9.0;>.C 


.9 


oo 

00 
00 
00 
01 
06 
10 

05 
06 
27 
03 
00 

08 

83 
1.0 


.00 
,00 
,00 
.01 
,00 
0? 
00 
00 
00 

09 
14 

05 
25 
16 

15 


9.0 
3.5 
5.7 
6.0 
18. 
4.1 
14. 
14. 
12. 

17. 

15. 
16. 
L6. 
L9. 

L8. 


12 

7 
6 
5 

12 

7 
7 

32 

3 

3 

5 
3 


2.8 
?.5 
3.5 
1.5 
37. 
53. 
6.5 
>0. 

3.0 
26. 
26. 
31. 
24. 
24. 
27. 


•»-  o 


.01 

.00 
.00 


.oob. o  .oo 

.013.0  .01 

.oib.i  .05 

.00 


.003.0 
.00L.8 


.00 

.05 

.0^5 


.02 
1. 
.12 
.01 


0. 
0.6 
2.? 

.00;  o.r|.o6 

.00 
.01 
.01 

l.lj.01 
0.2.02 
0.2.02 


0.1.02 
1.1.02 
1.0.01 


o  o 
o  c 
E 

•  o 
<_>  i- 

O  o 

o.-.- 
: 


80 
22"5 
270 
52 
193 
1|223 
102 
257 
50 
141 
158 
158 
126 
138 
153 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY 
OR  TOWN 


SOURCE 


Mi  1 1  i grains  per  Li ter 


• — i  1/1 

•  <u 

E 

.  o  a. 

■o  E 

C  in:  iQ 

o  ol  •/■> 

<_>JC 

e  ^ 

•  O  O 

Q.t-  O 


Westminster 
Weston 


Weston  College 
Weatport 

Weymouth 


Meetinghouse  Pond,  Tap  in  Town 

Gravel  Packed  Well  at  Nickerson  Field 

G.  P.  Well,  128  Fitzgerald  St. 

M.D.C.  Wellesley  St.  Pump  Station 

Tap  in  Town  Hall 

Deep  Tubular  Well 

High  Well,  Tap  on  System 

Low  Well,  Tap  on  System 

Great  Pond,  Tap  on  Low  Lift  Pump 

Treatment  Plant,  Entrance  to  Filter, Sett. 

Treatment  Plant,  Finish 

G.  P.  Well,  Main  St. 

G.  P.  Well,  Whitman's  Pond 

G.  P.  Well,  Circjjt  Ave. 

G.  P.  Well,  Winter  Street 

Tap  on  System 


1 

5 
l 
o 
l 

0 
0 

1 

2 
2 
1 
0 
0 

20 

2 

0 


18 

o 

0 

8 

18 

0 

3 

15 

117 

30 

17 

0 

8 

5« 

115 

10 


6.8 
6.2 
6.1 
5.8 
6.1 
7.0 

6.3 
6.2 
6.7 
5.5 
6.5 
6.0 
7.0 
6.2 
6.2 
6.9 


7 
66 

^2 

7 
8 
66 

20 
26 

8 
5 

12 
20 
102 
ki 

36 

Q 


12. 


3.510.7 
33. 


13. 


3.9 


511150 


2805.8 


27f 


13. 
13. 
82. 

35. 
30. 
28. 
29. 
39. 
46. 
43. 
80. 
52. 
37. 


80. 

3.9 
4.4 
24. 
1(D. 
8.0 
8.8 
9.3 
13. 
12. 
11. 
19. 
13. 
12. 


19. 

0.8 
0.7 
5.3 
3,4 
3.8 
1.3 
1.3 
1.5 
3.8 
3.5 
7.9 
4.5 
1.4 


2005 


5.9 
6.0 
7.2 
17. 
30. 
10. 
10. 

10. 

80. 
65. 
82. 

26. 
10. 


.5 
p. 7 
0.7 
1.1 
2.5 
2.5 
1.8 
1.8 
1.8 

3.3 
1.2 

4.5 
1.4 

1.8 


.07 
.45 
.22 

.03 

25 
04 
05 
21 
1.73 
11 
11 
.03 
.09 
5.8 
2.9 
.03 


.03 
.01 
.05 

.01 

01 
,00 
0^ 

.05 
.19 

22 
1.31 

8'' 
44 
3. 
1. 
15 


2.6 

15. 
14. 
5.0 
4.9 
17. 
8.3 
6.4 
3.6 
3.2 
3.9 
11. 
14. 
9P-2. 
2jl8. 
%9 


7  9.3 
9  555 


27 

5 

5 

18 

12 

13 

22 

51 

30 
^1 

19 
2S 
23 
29 


450 
12. 
11. 
19. 
26. 
45. 
17. 
17. 

16. 
130 
41. 
139 
39. 
28. 


.000.0  |. 02 
.02ll.2|.03 
.01 


.011.3 
.013.2 
.013. 2 

.ood;5 
.01^.1 
.031.3 

.023.2 

.025.2 

.02k  3 

.0A.8 

.003.1. 

.073.1 

.^13.0 

.013.2 


64 
I656  1 
!  Il6<p  1 


.13 

.27 
.04 

.18 
.10 

.05 

.17 
.03 
.05 
.05 
.25 
.03 

.17 


!65 

63 

187 

168 

230 

96 

117 

137 

hho 

273 
1+90 
2^0 
128 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY 
CR  TOWN 


SOURCE 


Milligrams  per  Liter 


4->  CL 
•■-  O 

3   I  <-> 


C  l/l 

o  o 

!_>  x: 
E 
•  o 

CJ  <~l 


Whately 

••/hitman 
Williamsburg 


Wilmington 


Tap  on  system 

Brockton  Supply,  Tap  on  System 

Unqu^conk  Rr  ok  Reservoir 
Tap  in  Town 

Gravel  Packed  Well,  Tap  in  P.S. 
"ew  Gravel  Packed  .jell 
Paul  Brook 

Rattlesnake  Brook  Reservoir 

Sherman  Spring 

Tap  in  Town  (High  Serv.) 

Gravel  Packed  ".'ell  #2, 

Tubular  ./ells,  Tap  in  P.S. 
(prown's  Crossing) 

New  Tubular  Wells,  Tap  in  P.S. 
(^arrows) 

New  Gravel  Packed  Veil 
Tap  at  Chestnut  St.  P.S. 


7.1 

9.8 

6.7 

6.6 
7.7 
7.7 
7.7 
7.7 


66 
18 

18 
33 
14 
4o 
76 
95 


9L18 
9LV7 


50 


6.3 
6.2 
6.2 


19 
35 
27 


58 

20, 

2^5. 

^8. 
138. 

ho 

72. 
93. 
L07. 

nfi 
5.9 
80. 

60 


?! 
6.2 

7.0 

15 
29 
12 
18 
29 

25 
30 

20 

24 

16 


1.7 

1.1 

1.1 
2.4 
16 
2.0 
6.7 
5.6 
12 
16 

".5 
4.9 
3.6 


''.0 
17. 

2.0 
4.0 
''.O 
0.5 
1.0 
0.9 
1.6 
2.0 

34. 

59. 

39. 


0.6 
0.9 

1 .0 
1.2 

0.8 

0.2 
0.7 
0.1 
0.7 

o.9| 


2. 

2.5 


12 

02 

10 

30 
11 
01 
00 
00 
01 
39 

07 
u 

62 


.25 
.00 

03 
06 
00 
00 
00 
.00 
,00 
10 

13 
27 

L38 


14. 

p^, 

I7. 
16. 
7.0 
3.3 
7.5 
4.7 
6.2 
7. "5 


12 


20. 

4.5 
^.5 
4.0 
2."^ 
1.7 
2.2 
2.2 
1.8 

75. 

06. 

67. 


.00 
.00 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

.01 
.08 
.15 


o.c .06 

0.] .01 


0.3,-05 
3.f 


O.f 

o.<i  .01 


0.C 
O.i 
0.1 
o.C 


0.1 


0;  104 


oc  235 


.00 
.00 
.01 

.00 


1.9.01 
.05 


0"^ 


141 

130 
58 


77 

136 

177 

^29 
2^3 

282 

407 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 


SOURCE 


Mi  1 1 i grams  per  Li ter 


E 
•  O 

U  I- 
O  <J 


Wil.-.ington 


Winchester 


Woburn 


Shawsheen  Ave.  Station 
G.P.  Well 

AUrich  Well  -  G.P.  Well 

Town  Park  St.  -  ^.P.  Well 

Salea  St.  -  G.P.  Well 

North  Reservoir 

Middle  Reservoir 

South  Reservoir  near  Gatehouse 

Tap  High  Service  -  Metropolitan  Supply 

Horn  Pond  Near  P.S. 
Well  A-2  Gravel  Packed 
Well  B,  Gravel  Packed 
'.veil  C-2  Gravel  Packed 
Well  D,  Gravel  Packed 
Well  E,  Gravel  Packed 
Well  F,  New  Gravel  Packed 


0 
19 
1 
0 
1 
1 
1 
2 

2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


6.3 
6.2 
6.1 
6.3 
6.6 
6.7 
6.8 
10.  4 

7.4 
6.9 
6.9 
7.0 
6.6 
6.6 
6.5 


5 

50 
41 

53 
48 

50 

35 

50 


50 
42 
66 
32 

18. 

16. 

17. 

14. 

67. 
88. 

63. 

71. 

60. 
81. 
67. 


14 

12 

20 

10 

5.3 

4.6 

4.4 

21 . 
27. 
20. 
22. 
18. 
?5. 
20. 


4.0 


4  19 

6  14 

e  27 

c  15 
04.5 
P5.5 
94.5 
830. 
6  47 
830. 
**53. 
953. 

3* 
5|  ^3 
24 


2.6 
1.5 
2.6 
1.6 
0.4 
0.4 
0.3 
0.9 

3.4 
3.5 
3.2 

3.6 
2.7 
4.1 
2.1 


.06 
2.7 
.49 
.10 
.04 
.05 
.03 
.05 
.08 
.01 
.09 
.01 

.01 

.05 

.01 


.10 

.61 

.35 
.10 
.02 
.01 
.01 
.01 

.03 
.11 
.10 

.14 
.05 
.22 
.31 


14 

13 

18 

13 

3.6 

0.9 

1.2 

4.1 

t.7 
8.5 
7.2 

8.0 
7.5 
11. 
13. 


16 
27 
1*0 
7 
10 

8 
9 
6 

?? 
23 
19 
22 

22 
29 
22 


36 
17 
46 
25 
17.3 
10. 
8. 
1 1 . 

67. 
95 
69. 
75. 

64 

69. 
52. 


.03 
.00 
.11 
.04 
.01 
.00 
.00 
.1^5 
.04 
.01 
.00 
.01 
.00 
.02 
.02 


0  .06 
5  .05 
.06 

.04 
.01 
.04 
.01 


.041 


216  3 

14C  2 

24=  3 

131  2 

4C  2 

57|  2 

74 


.00  553 
.02  597 
.01 540 

.00  5^5 
.03503 
.01 56^ 


.02 


268 


3 
3 

2 

2 

3 
3 
3 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY  OR 
TOWN 


SOURCE 


Mi  1 1 i grams  per  Li  ter 


i  " 1 


Cont'd 
Wo  bum 
Worcester 


Worthing ton 


V/rentham 
(Water  Dept.) 


Well  G  at  Rifle  Range 

Kolden  Reservoir  2  (Lower) 

Kendall  Reservoir 

Pine  Hill  Reservoir 

Home  Fanr.  Well 

Quinapoxet  Reservoir 

Spring,  Tap  in  Town 

Deep  Tubular  Well  -  Tap  in  P.S. 

Feeder  Spring 

G.  P.  Well  #2,  Franklin  Street 
G.  P.  Well  #3  Franklin  Street 
Tap,  Municipal  Bldg. 


State  School  -  Tubular  Well 
P.S.  #1 


Tap  in 


6.9 
7.3 
7.2 
7.1 
7.0 
7.1 
7.3 
6.1 
6.9 

6.3 
6.5 
6.6 

6.h 


it  9 
7 
9 
9 

^3 
7 

13 

13 
10 

13 

18 
16 


79. 
1?. 

15. 
72. 
1*. 
14. 
13. 
12. 

25. 
^3. 
31. 

^9. 


24, 


4." 


5.50.7 
lt.20.8 


22. 


3.3 


%5  1.7 
+.1  0.9 
3.60. 9 


3. 


0.8 


6.c2.0 
8.C3.1 
R.Q2.6 


13. 


3.I 


50 
5.7 
4.7 
5.3 
22. 
3.3 
2.0 
2.0 
1.5 

9.0 
7.5 
8.0 

38. 


3.0 
1.1 
1.3 
1.8 
3.0 
1.8 
0.7 
0.7 
0.7 

0.6 
0.6 
0.5 

2.1 


.00 
.06 
.13 
.07 
.00 
.18 
.08 
>43 

.00 

.01 
.01 
.01 

L01 


.3? 
.02 
.Oh 
.01 

.03 

.0^ 
.00 
.00 
.00 

.00 

.31 


7.6 

4.4 
4.9 
4.3 

12. 

5.? 
6.7 
6.5 
6.4 

9.0 
9.9 


.0Q10 


05 


1^. 


81. 
8.8 
8.5 

10. 

44. 
7.7 
3.0 
3.0 
3.8 

16. 
15. 
17. 

72. 


,01 

,00 
,02 
,01 
,00 
,01 
.02 
,00 
,00 

.01 
.01 
,00 

.01 


O.J* 

0.1 
0.~ 
0.2 
1.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 

0.1 
0. 

0.5! 


.00370 


.01 

.01 
.02 


02250 


.02 
.06 
.00 

00 

.02 
.00 
.12 


l.C  .1126^ 


55 
55 
66 


53 
hh 

41 

38 

96 
107 
105 
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Analysis  of  the  Water  of  Public  Water  Supplies 
Averages  of  Analyses  of  Water  Sources  for  Year  1973 


CITY 
OR  TOWN 


SOURCE 


ligrams  per  Liter 


<U 
cx 


E  — 

a. 


C  </l  IU 

o  o  *n 


■  o  o 


Contd. 

WRENTHAM  (State  Sch.)  Tubular  Well,  Tap  in  P.  S.  #2 


Yarmouth 


G.  P.  Well  #1,  W.  Yarmouth 
Higgins  Croswell  Road 

G.  P.  Well  #2,  W.  Yarmouth, Higgins  Cros- 
well Road 

G.  P.  Well  #3,  West  Yarmouth 
G.  P.  Well  #4,  Long  Pond  Drive 
G.  P.  Well  #5,  Long  Pond  Drive 
G.  P.  Well  #6,  North  Main  Street 
G.  P.  Well  #7,  North  Main  Street 
G.  P.  Well  P.  S. 

G.  P.  Well  #8,  North  Main  Street 
Tap  in  Town  Hall 
G.  P.  Well  #9 
G.  P.  Well  #10 
G.  P.  Well  #11 


6.3 
6.0 

5.9 
6.0 
6.1 
5.8 
6.2 
6.1 
6.2 
6.1 
6.3 
8.0 
6.9 
6.9 


23 
6 


9 
7 
14 

9 
10 

8 
n 

22 
22 
15 


*5. 
28. 


12. 


15. 
17. 
11. 
13. 
1». 
12 
14. 

9.  p 

16. 

24. 

19. 

16. 


3.6 
4.1 

2.1 
2.4 
1.5 
2.0 

1.5 
1.6 
1.8 
1.3 
1.6 
1.2 
1.4 
1.3 


11. 

2k, 

18. 
62. 
11. 
13. 
12. 

13. 
12. 
11. 
11. 
10. 
10. 
10. 


1.0 
1.0 

0.8 

1.5 
0.7 
0.7 
0.7 
0.7 
0.8 
0.7 
0.7 
0.5 
0.9 
0.7 


,00 

.13 

.06 
.04 
.02 
.00 

.08 
.03 
.04 
.01 
.00 
.07 
.01 
.05 


.00 
.01 

.01 
.07 
.00 
.048 
.02 

.03 

.00 
.00 
.01 
.00 
.00 
.01 


15. 

10. 

5.5 
7.8 
n. 
1.2 
10. 
10. 

11. 

10. 
9.3 
9.5 
12. 
9.4 


?7.  .00 
92.  j.OO 


2.3j.04 
0.2.01 


32. 
117 
19. 
20. 
19. 
18. 
21  . 
17. 
16. 
14. 
15. 
14. 


,00 
,00 
,00 
.00 
.00 
,00 
.00 
.00 
,00 
.00 
.00 
.00 


o.U 

0. 

0.7 
1.4 

o.s 

0.2 
0. 

o.s 

0.6 
0. 
0. 
0. 


.07 
07 
.02 
.09 
.04 
.04 
.14 
.04 
.16 

.03 
.00 
.00 


153 

266 

ill 

272 

8o 

89 
81 
77 
94 
65 
77 
88 
82 
77 


< 

L±J 


OQ 
ZD 
Cl 

U. 

o 


< 

CL 
Ld 
Q 

to 


LU 
CO 
ZD 
X 

o 
< 

oo 

CO 

< 


I- 
< 


-I 

< 


o 
a: 


Ll_ 

O 


CO 

> 


o 

CO 


O 
O 

a: 


(Si 

o 


UJ  f> 


CO 


a 


x 

CO 

< 

<i 

o 
o 


UJ 

CO 
ZD 
X 

o 
< 

CO 
CO 

< 


CO 

o 

DO 


o  «! 


1 — 

CO 

03 

c 

+-> 

o 

1 — 

S- 

1 — 

c 

o 

03 

oo 

c 

<+- 

CO 

■t-> 

5* 

3 

(a 

— 

03 

-C 

00 

CO 

I* 

C- 

c 

(_ 

■ ' 

U 

"O 

CO 

a 

' — 

■ ' — 

c 

-t-> 

s- 

o: 

CO 

3 

3 

' — 

C 

oo 

o«— 

zn 

u 

o 

O 

o>— 

i — 

■  1 — 

00 

O 

_i 

£1 

>, 

4-> 

<; 

<u 

ZJ 

' — 

c 

CO 

LU 

jr 

C 

CO 

U 

— - 

u 

u 

c 

t— 

lZ 

-M 

03 

 1 

cu 

O 

i_ 

> — < 

«£ 

i — 

i- 

03 

 1 

LJ 

i — 

-t-> 

4- 

C 

■  r — 

CD 

-*— 

' 

00 

CO 

CO 

ZD 

CM 

4- 

«3" 

+-> 

ZD. 

> 

Q- 

 1 

UJ 

c 

O 

+-> 

S- 

< 

LU 

CTi 

CO 

a 

r> 

Ll_ 

q; 

oo 

00 

1 — 

00 

00 

CD 

z 

1— 

1 — 

CO 

3 

+-> 

LU 

OO 

I— 

3 

C 

(— 

z_ 

O 

LU 

■ 

u 

Oi— 

o 

z 

z~z 

C\J 

zzz. 

oo 

03 

O 

UJ 

o 

ro 

o 

ID 

> 

00 

EE 

a: 

1— 

in 

CO 

00 

c 

03 

1— 

»  4 

1^ 

o 

aj 

-M 

03 

o 

S- 

> 

O 

zz« 

<: 

cr 

CJ 

C« 

«£ 

o 

1 — t 

03 

cu 

■»-> 

o 

C_ 

LlJ 

a; 

DZ 

oo 

s_ 

i 

o*- 

03 

i- 

LJ 

oo 

ft 

cu 

O 

c_ 

u_ 

<c 

S. 

> 

o 

O 

3E 

sz 

oo 

oo 

*" 

-t-> 

-t-> 

I— 

rz 

o 

00 

00 

1 — 

C 

•«-> 

h- 

o 

c 

o 

4-> 

CD 

03 

CO 

LU 

1 — 1 

UD 

(— 

C 

i — 

CO 

EE 

a 

00 

on 

CU 

CI 

*r~ 

o 

00 

EE 

c 

s_ 

-t-> 

> 

a> 

03 

o 

CO 

(_ 

(_) 

»— • 

s_ 

00 

C- 

03 

<t 

Q 

o 

EI 

X 

Q. 

oo 

S- 

o 

LU 

a 

I/) 

+-> 

CJ 

o 

-3 

«C 

i- 

4-> 

a 

T  ~ 

o 

03 

CO 

u 

CO 

c 

jS 

-C 

cr 

-t-> 

(U 

-t-> 

CO 

+-> 

Shi 

M— 

S- 

O 

o^ 

03 

00 

03 

O 

rj 

O0 

 1 

C7 

CO 

00 

4-> 

1— 

00 

CO 

CO 

> 

>, 

o 

03 

s- 

C 

03 

3 

r- 

c 

o 

> 

00 

3 

03 

oo 

.3 

03 

00 

197U 

litei 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

u 

0 
H 

8 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

§ 

•H 

(G 

0) 

1 

g 

§ 

P 

2 

* 
c 

TJ 
U 
C 

1 

c 

c 

rz 

C. 

c 
■c 

{_ 

c 

c 

1 

4- 

u 

H 

o 

c 

c  c 

£t 

£'£ 

0".  ^ 

L 

c 
't 

I— 

c 

Abington-Rockland 

Great  Sandy  Bottom  Pond 

I 

23 

7.3 

1.5 

1  •  i. 

A7 

■I .  J 

Q 

Jd 

0  0 

01 

142 

t 

G.P.  Well  #1,  Pembroke 

D 

35 

6.6 

pt 

SP 

T  T 

60 

1.6 

1.2 

.39 

17 

11 

128 

.16 

0.1 

.01 

440 

2 

G.P.  Well  #3,  Great  Sandy 

Bottom,  Abington 

3 

-zc 

JO 

O.  H 

17 

28 

6.8 

O  7 

f 

1  Q 

P  S 

n  q 

12 

07 

.00 

1S8 

2 

Tap  in  Town  Hall,  Abington 

4 

62 

6.5 

30 

57 

16 

4.8 

24 

2.2 

1.7 

0.8 

15 

45 

37 

.03 

1.0 

.01 

290 

2 

G.P.  Well  #2,  Meyers  Ave. 

Abington 

j 

83 

6.3 

j  j 

PO 

4.2 

21 

2.0 

1.4 

0.8 

15 

39 

35 

.02 

1.0 

.03 

218 

2 

Acton 

G.P.  Wells  tf  1&2  off  Mass. 
Avenue 

0 

17 

0.2 

24 

53 

15 

3.7 

oi 
<:1 

"X.  O 

.03 

A  ~1 

•  13 

T  ft 

dO 

f) 

u  •  u 

?4 

£j  1 

T 

J 

Conant  G„  P.  Well,  Tap  in  P.S. 

0 

h 
H 

o.l 

14 

22 

6.3 

1.5 

dd 

i  P. 
1 .  o 

•  O 

oo 
•  dd 

1  li 

U 

To 

n  t 

2 

G.  P.  Well,  Lawsbrook  Source 

0 

2 

14 

24 

6.8 

1.5 

15 

A  -T 

1.3 

at 
•  03 

AA 

•  uu 

13 

JO 

IO 

nn 

T  A 

m 

1  "^7 

2 

G.  P.  Well,  School  St. 

1 

12 

6.7 

28 

179 

50 

13 

21 

5.5 

1  il 

All 

l  j 

?o 

83 

•  X 

S^O 

G.P.Weil  #1,  Assaoet 

0 

5 

o.  2 

23 

52 

13 

Jl  c 

**.5 

12 

o  ft 

AT 

•  uo 

A  C 
15 

AA 
dd 

no 
•  uu 

n  q 

• 

1  Q7 

T 

J 

G.P.Weil  #2,  Assabet 

0 

5 

o.3 

21 

55 

13 

13 

d  •  U 

no 

AO 

1  7 

ID 

?4 

01 

1.2 

.  01 

PI  ^ 

2 

Tap  in  Town 

0 

2 

o.l 

15 

22 

6.3 

1.5 

Ol 

1  .  f 

•  £l 

•  if 

1  ll 

u 

T1 

.00 

.80 

1  SO 

T 

J 

Acushnet 

New  Bedford,  Tap  on  System 

1 

32 

7.7 

22 

10 

2.7 

a  Q 

O.o 

17 

a  < 
O.O 

AO 

p  k 

D 

QQ 

T 

J 

Adams  P.  D. 

Bassett  Brook  Reservoir 

1 

|l 

6.9 

23 

24 

5.9 

2.2 

1.0 

O.d 

AT 

•  03 

3«4 

I 

m 
•  ui 

.  00 

60 

2 

G.P.  Well  #1,  Tap  in  P.  S. 

0 

5 

7.7 

111 

112 

24 

13 

2.5 

0.9 

.01 

.00 

7.5 

5 

4.0 

.00 

0.5 

.01 

218 

2 

Tap  in  Town  Hall 

0 

15 

7.7 

115 

112 

25 

12 

2.0 

1.0 

.00 

.00 

7.2 

5 

.00 

0.5 

.03 

210 

1 

City  or  Town 

1974 

Source 

Turbidity 

Color 

G. 

Milliprams  per 

Liter 

Spec .  Concl  1 
(Mic  rarihos  /  cm . )  j 

,  No.  of  Samples 

Alkalinity  1 

Hardness 

Calcium 

•H 

(0 
CU 

1 

-H 

Potassium 

Iron 

0 

m 

0) 

1 
I 

CJ 

r— i 

•H 

U~. 

Sulfate 

Chloride 

CJ 

•p 

•H 

Copper 

Agawam 

Tap  in  Town  Hall 

1 

23 

6.4 

o 

12 

3.1 

0.9 

5.3 

0.5 

.lo 

.01 

4.4 

7 

0.0 

.00 

0.1 

-If. 

•  3o 

50 

3 

Amesbury 

Powow  River 

1 

75 

6.7 

12 

17 

5.0 

1.1 

8.0 

1.2 

.31 

.04 

2.8 

12 

13 

.02 

0.0 

.02 

79 

3 

Raw  Water  to  Treatment  Plant 

4 

150 

6.7 

31 

41 

13 

2.2 

8.0 

1.7 

3." 

.20 

7.4 

20 

14 

.06 

0.0 

.01 

122 

3 

Pinished  Water 

0 

0 

7.5 

^7 

50 

10 

2.3 

29 

1.9 

.00 

.12 

6.7 

.00 

0.0 

<?0 

Tt 

J 

Tap  in  Town  Hall 

1 

O 

7.4 

^7 

to 

15 

2.3 

28 

1.9 

.20 

.00 

0.0 

ho 

.00 

0.0 

•  uo 

ddU 

TE 

J 

Amherst 

Atkins  Pond  Outlet 

1 

Id 

6.4 

O 

Q 

y 

2.3 

0.6 

2.9 

(J  .  0 

,UO 

.02 

8.0 

f 

O  P. 

.03 

0.0 

no 

■x 

J 

Amethyst  Brook,  Outlet  of 

63 

Intake  Reserroir 

1 

28 

6.4 

6 

10 

2.9 

0.7 

3.9 

0.5 

.14 

.02 

9.3 

9 

.00 

0.1 

.02 

3 

G.  P.  Well  #1  at  Lawrence 

Swamp 

1 

o 

6.6 

20 

37 

11 

2.5 

4.5 

1.0 

.17 

•  03 

19 

■X  Tt 

.00 

0.1 

.0^ 

d 

G.  P.  Well  #2  at  Lawrence 

Swamp 

0 

0 

6.3 

13 

27 

7.7 

1.9 

*.5 

0.8 

.06 

.01 

16 

18 

5.5 

.00 

0.5 

.07 

89 

3 

G.  P.  Well  #3,  Brown  Property 

0 

2 

6.5 

18 

28 

7.5 

2.1 

4.6 

0.7 

.01 

.00 

15 

7 

10 

.00 

0.5 

.01 

87 

3 

Driven  Well,  Brickyard  Site 

0 

7 

6.3 

18 

44 

* 

11 

4.0 

7.3 

1.0 

.06 

.00 

19 

19 

17 

.00 

0.7 

.11 

142 

3 

Andover 

Hagget's  Pond,  Raw 

2 

28 

7.2 

20 

35 

10 

2.4 

19 

1.8 

.10 

.02 

1.5 

15 

35 

.02 

0.3 

.03 

190 

2 

Tap  in  P.  S.  after  Treatment 

1 

14 

8.2 

25 

39 

12 

2.4 

24 

1.8 

.03 

.01 

1.9 

18 

36 

.01 

0.3 

.00 

218 

2 

Abbott  G.  P.  Well,  Tap  in  P.S. 

0 

5 

8.4 

6 

45 

13 

3-0 

40 

2.6 

.02 

.02 

14 

17 

33 

.00 

1.0 

.00 

270 

1 

Tap  in  Town  Hall 

1 

13 

8.2 

28 

39 

12 

2.4 

25 

1.8 

.06 

.01 

3.0 

19 

36 

.01 

0.4 

.02 

223 

2 

Arlington 

Tap  in  Town  Hall 

2 

18 

6.5 

4 

12 

3-7 

0.7 

5.3 

0.8 

.01 

3.* 

8 

10 

.01 

0.3 

.04 

59 

3 

ri"r."  or  -cvr. 

Source 

Turbidity 

Color 

a. 

yillirrams 

nor 

L-itPT 

c  c 
o  -£ 

°l 

•  V-» 

(J  u 
QJ  *■-< 

0"  ^ 

1 
c 

it* 
O 

c 

Alkalinity 

v. 
m 

0) 

1 

Calcium 

■H 

V. 
0) 

& 
i 

| 

•H 
(fl 
(/) 
<TJ 
+-J 

c 

5 

c 

V. 
0) 

s 

nj 
(j 

•H 
e-H 

•  .-< 

C. 

0) 
*-> 

A3 

n- 

rH 

C: 

| 

u 

•H 

0) 

*-> 

1 

t 

a 

p 

Ashburnham 

Upper  Naukeag  Lake,  Tap  in 

Pumping  Station 

0 

5 

6.7 

5 

4 

1.1 

0.2 

7.3 

0.3 

.17 

.05 

3.3 

5 

5.5 

.00 

0.0 

.01 

51 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

8 

6.4 

12 

5 

1.4 

0.3 

5.0 

0.3 

.12 

.01 

2.5 

2 

5.5 

.00 

0.0 

.07 

40 

3 

Ashfield 

Hiland  Spring  Reservoir,  Tap 

1 

23 

6.8 

27 

36 

13 

0.8 

1.7 

0.7 

.10 

.03 

5.0 

7 

2.7 

.00 

0.1 

.02 

87 

3 

Tap  in  Town  Hall 

1 

27 

6.9 

34 

37 

13 

0.8 

1.7 

0.7 

.10 

.03 

5.4 

7 

2.8 

.00 

0.1 

.01 

88 

3 

G.  P.  Well  #4,  Howe  Street 

0 

25 

6.3 

8 

16 

4.3 

l.i 

13 

1.0 

.05 

.57 

5.7 

12 

26 

.00 

0.0 

.12 

114 

1 

G.  P.  Well  #5,  Howe  Street 

0 

25 

6.3 

7 

16 

4.3 

1.2 

13 

1.0 

.05 

.57 

5.4 

10 

21 

.00 

0.0 

.12 

112 

1 

Tap  on  System 

1 

25 

6.6 

9 

17 

4.8 

1.1 

14 

1.0 

.10 

4.8 

10 

24 

.01 

0.0 

.11 

113 

1 

Athol 

Newton  Reservoir,  Raw 

3 

160 

6.4 

9 

7 

2.0 

0.4 

2.0 

0.6 

3.4 

.13 

5.7 

7 

1.2 

.22 

0.0 

.06 

28 

3 

Newton  Reservoir,  Finished 

l 

3 

6.8 

14 

29 

7.7 

0.9 

24 

1.5 

.12 

•  05 

4.8 

17 

32 

.01 

0.1 

.02 

171 

3 

New  South  Street  G.  P.  Well 

2 

13 

6.3 

27 

36 

11 

1.9 

13 

2.7 

.27 

.35 

15 

16 

21 

.09 

0.9 

.43 

156 

3 

Tap  in  Town  Hall 

1 

6 

6.4 

23 

34 

11 

1.7 

16 

2.4 

.14 

.24 

12 

16 

23 

.03 

0.8 

.10 

161 

3 

Attleboro 

G.P.  Well,  Bank  St.,  Raw 

3 

60 

6.2 

24 

25 

10 

2.7 

14 

1.2 

1.6 

.25 

13 

21 

21 

.10 

0.6 

.03 

160 

2 

G.P.  Well,  Bank  St.,  Finish 

l 

50 

7.1 

71 

35 

10 

2.7 

48 

1.4 

2.0 

•  25 

14 

11 

27 

.14 

0.7 

.03 

255 

2 

G  P     W*ll   d~i     Hold^n  St 

North,  Raw 

6 

70 

6.3 

21 

28 

7.4 

2.0 

8 

0.7 

1.7 

.15 

12 

19 

15 

.04 

0.2 

.05 

111 

2 

G  P.  Well  lfc>     Hnlden  St  - 

South,  Raw 

2 

60 

6.6 

39 

32 

9.0 

2.2 

26 

0.9 

1.2 

.15 

12 

14 

22 

.05 

0.3 

.02 

1A2 

2 

G.P.  Wells  #142,  Holden  St, 

Combined,  Finished 

1 

23 

6.7 

34 

29 

8.5 

1.9 

22 

0.9 

0.9 

.15 

9.0 

9 

24 

.02 

0.5 

.01 

160 

2 

1974 

yillirrams 

oer 

Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

o 

rH 

Q 
O 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

•H 

US 

£ 

■H 

i 

§ 
in 
o 

0- 

c 
1 

i 

c 

•H 

or. 

0 

1(5 

(7: 

t 
-c 
•.-1 

<T3 
•H 

c 

V 

C 
*-> 

u 

G; 

0 

C 

E 

D 

c  c 
c  e 

y  0 

1 
. 

c 

Cont'd 
Attleboro 

G.P.  Well  #2,  South  Attleboro 
Raw 

0 

0 

6.4 

12 

32 

15 

1.9 

17 

1.1 

.22 

4  0 

lj 

32 

.00 

0.2 

.00 

163 

3 

G.P.  Well  #3,  South  Attleboro 

1 

10 

6.3 

12 

32 

10 

1.9 

15 

1.1 

.07 

.10 

4.3 

14 

32 

.00 

0.3 

.00 

161 

3 

G.P.  Well  #4, South  Attleboro 
Raw 

0 

8 

6.2 

13 

36 

11 

2.0 

17 

1.5 

.00 

.18 

6.1 

14 

35 

.00 

0.2 

.00 

180 

3 

G.P.  Well  #5,  South  Attleboro 
Raw 

0 

6 

6.3 

16 

35 

11 

;.9 

19 

1.4 

.00 

.00 

5.8 

15 

37 

.00 

0.5 

.01 

185 

3 

G.P.  Well  #6,  South  Attleboro 
Raw 

2 

7 

6.3 

20 

44 

14 

2.0 

19 

1.1 

.26 

.14 

7.0 

16 

34 

.00 

0.8 

.01 

198 

3 

G.P.  Well  #7,  South  Attleboro 
Raw 

1 

2? 

6.4 

15 

33 

10 

1.9 

15 

1.4 

.05 

.24 

5.1 

i  h 
11* 

31 

.05 

0.1 

.01 

162 

3 

G.P.  Well  #8,  South  Attleboro 
Raw 

1 

23 

6.5 

16 

32 

10 

1.9 

16 

l.O 

05 

.18 

1 4 

31 

.03 

0.2 

.00 

160 

2 

Dug  Wells,  West  St,  Raw 

0 

8 

6.5 

14 

33 

10 

1.9 

16 

1.2 

.00 

.01 

3.2 

13 

30 

.00 

0.3 

.00 

162 

3 

Finished  Water,  So.  Attleboro 
Pumping  Station 

0 

3 

7.1 

35 

35 

11 

1.9 

29 

1.2 

.08 

.08 

5.4 

2 

32 

.00 

0.4 

.02 

212 

3 

Seven  Mile  River,  Inlet  to 
Filters-  Orr's  Pond 

0 

12 

6.8 

14 

33 

10 

1.9 

27 

1.2 

.05 

.03 

1.8 

16 

32 

.04 

0.2 

.00 

162 

3 

Canal  near  G.  P.  Wells,  West 
Mansfield  -  Wading  River 

1 

35 

6.7 

15 

24 

6.3 

1.6 

17 

1.0 

.18 

.03 

4.6 

12 

28 

.01 

0.1 

.00 

141 

3 

Wells,  Wading  River,  Filter 
Basin,  Raw 

0 

12 

6.7 

18 

24 

6.9 

1.6 

21 

1.0 

.03 

.01 

4.6 

6 

28 

.00 

0.2 

.04 

151 

3 

City  or  Town 

1974 

Source 

Turbidity 

Color 

X 

CL 

Milliprams  per  Liter 

Spec .  Cond 
(Micromhos/cm. ) 

,  No.  of  Samples 

Alkalinity 

liardness 

Calcium 

•H 

X 

a; 

1 

•  H 

Potassium 

Iron 

Manr.anese 

Silica 

Sulfate 

r 

Chloride 

T3 
•H 
C 

u 

i 
+-■ 

•i-i 

Copper 

Cont'd 

a vtieDoro 

well  9,  waaing  ft.   (  r lnisneo 

0 

9 

6  ft 

16 

25 

7.0 

1.7 

20 

1.0 

.03 

.01 

4.6 

4 

27 

.00 

0.2 

.06 

151 

3 

Tap  on  System 

i 

h, 

I  »i 

~*n 

j\ 

"v; 
j  j 

AA 

1.9 

30 

18 

7 
1 

j  j 

.00 

0.3 

.00 

9ns 

J 

AuDurn  water  uisx. 

P    D      U.ll     Ml        rp          j„    d  Q 

u.r.  well  (fl,   lap  in  r.  o. 

0 

5 

A  li 

47 

139 

47 

5.3 

60 

6.2 

.02 

.00 

13 

30 

166 

.00 

3.3 

.04 

660 

3 

r*    D     u*n    Mo      T*>a  -i  M   D  Q 

(j.r.  well  ff£,  lap  in  r.  o. 

0 

0 

0.3 

53 

1^5 

65 

7.8 

180 

9.0 

.03 

.01 

11 

46 

383 

.00 

1.6 

.00 

1250 

2 

i».r.  wen          lap  in  r.  o. 

r\ 
u 

o 

o.  t 

T  R9 

4.4 

48 

9 

AO 
.  W 

An 
•  uu 

1 1 

9ft 

i  yj 

.00 

2.2 

n4 

C9 

u.r.  well  /JFH,  waisn  Ave. 

o 

!? 

A  li 
o.<+ 

1  99 

4l 

li  Q 

4  n 

9"^ 

4l 

1U 

"^9 

Of) 

•  UU 

iO 

4^ 

J 

G.P.  Well  #5,  Walsh  Ave. 

o 

o 

6.7 

6Q 

101 

J  J 

4.1 

20 

4  l 

.08 

18 

48 

.03 

1.1 

.00 

J 

Aubum-Pakachoag 

Tap  in  Griggs  Water  System 

o 

2 

6.3 

4t 

79 

18 

6.3 

16 

i-  •  <- 

21 

28 

"V) 

.00 

4.7 

260 

J 

Water  Co. 

Auburn-  Elm  Hill 

Tap  on  System 

\ 

■*c. 

j  j 

6.5 

q 

18 

1.0 

6 

1  7 

IT*. 

1  i 
i  •  i 

w 

.00 

0.1 

.  22 

78 

2 

Water  District 

Auburn-Woodland 

Tap  on  System 

1 

12 

6.7 

8 

11 

4 

0.9 

.20 

.01 

4.6 

7 

7 

.10 

53 

3 

water  uistnctr 

Avon 

n  v    Uai  l   Mi           Dai.+a  oft 
u . r ,  well  ffi  orr  noutc  to 

0 

3 

£  o 

30 

65 

18 

35 

2.2 

.04 

.10 

14 

22 

59 

.01 

3.6 

.13 

307 

3 

P      U.l  1     rfo    rtff    Dftl,*fl  oft 

u.r.   well  ffeifOll   KOUte  £-0 

5 

33 

DO 

56 

77 

20 

9T 

1.5 

0.9 

1.3 

12 

24 

49 

•  xu 

.01 

283 

3 

Old  Dug  Well  off  W.  Main  St. 

0 

3 

5.9 

15 

"3 

11 

3.6 

27 

1.7 

.07 

.02 

12 

15 

^ 

.00 

1.9 

.01 

237 

3 

G.P.  Well  #3  -  Drive  in 

Theatre 

0 

0 

6.2 

25 

71 

20 

5.0 

3^ 

3.0 

.02 

.08 

14 

28 

62 

.18 

^.5 

.02 

325 

2 

Tub.  Well  #4,  Connelly  Street 

0 

0 

6.3 

66 

20 

4.1 

22 

1.4 

.01 

.16 

14 

20 

51 

.04 

1.1 

.02 

258 

2 

1974 

Millirramc 

per 

siter 

City  or  Town  Source 

Turbidity 

c. 

O 
f-H 

8 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

•H 

V. 

l 

•  H 

in 
p 

c 
| 

0) 

If. 

£ 
U 

1 

t 

V 

•H 

•H 

V. 

01 
•H 

<Z 
u- 

V. 

■c 

•H 
f~ 

0 
1— 1 

jC 

O' 

Ammonia  N 

I 

u 

I 
a 
o 

O 

Spec .  Cond 

( M icromhos / cm . 

i  Mo.  of  Samples 

Cont'd 

Avon                          Tap  on  System,  Town  Hall 

1 

7 

6.2 

52 

65 

18 

5.2 

55 

2.3 

.10 

.15 

10 

20 

56 

.01 

3.7 

.11 

293 

5 

Ayer-  Port  Devens    Old  P.  S.  Grove  Pond 

1 

10 

6.6 

56 

65 

20 

3.2 

15 

2.5 

.15 

.20 

15 

52 

29 

.00 

1.3 

.03 

220 

1 

Patton,  G.  P.  Well 

2 

7 

7.1 

97 

105 

5* 

5.0 

6.7 

2.0 

.05 

.09 

11 

17 

20 

.00 

0.4 

.02 

227 

5 

Shabokin  Gravel  Packed  Well 

0 

5 

7.5 

76 

82 

28 

5.0 

4.0 

1.8 

.09 

.13 

9.0 

19 

8.0 

.01 

0.1 

.00 

183 

2 

McPheraon  Well 

1 

6 

6.7 

4o 

109 

55 

5.5 

51 

2.2 

.05 

.00 

15 

77 

71 

.00 

0.9 

.03 

587 

5 

Tap  in  H.  Q.  Building 

1 

5 

7.0 

74 

90 

29 

4.1 

9.3 

1.9 

.12 

.03 

11 

30 

21 

.00 

0.5 

.00 

255 

5 

Ayer                          G.  P.  Well  #1,  Tap  at  Well 

4 

28 

6.8 

59 

72 

24 

5.0 

16 

2.9 

1.4 

1.1 

18 

11 

55 

.07 

0.6 

.04 

255 

2 

G.  P.  Well  #2,  Tap  in  P.  S. 

5 

25 

7.1 

70 

70 

24 

2.8 

15 

2.7 

1.1 

1.0 

16 

9 

51 

.11 

0.5 

.01 

223 

2 

Tap  in  Town  Hall 

2 

5 

7.2 

77 

75 

25 

2.7 

15 

2.6 

.19 

2.9 

16 

11 

51 

.08 

0.4 

.04 

220 

2 

Barnstable  Water  Co.G.  P.  Well  Staightway 

2 

10 

6.1 

8 

18 

5.2 

2.4 

13 

1.4 

.25 

.09 

8.8 

8 

20 

.04 

2.6 

.15 

112 

5 

G.  P.  Well  Maher  Diesel 

1 

5 

6.2 

12 

15 

5.1 

1.6 

10 

0.9 

.34 

.06 

9.7 

8 

14 

.02 

0.6 

.01 

87 

5 

G.  P.  Well,  Hyanniaport 

5 

8 

6.5 

24 

51 

7.9 

2.6 

14 

1.0 

.17 

.03 

11 

5 

20 

.01 

2.7 

.40 

159 

5 

G.  P.  Well,  Mary  Dunn  #1 

4 

15 

6.2 

8 

10 

1.6 

1.4 

9 

0.8 

•  59 

.06 

7.8 

4 

13 

.01 

0.2 

.02 

70 

4 

G.  P.  Well,  Mary  Dunn  #2 

2 

10 

6.1 

8 

11 

1.9 

1.4 

10 

0.9 

.44 

.06 

7.0 

2 

13 

.01 

0.3 

.00 

75 

5 

Tap  in  Water  Dept. 

0 

3 

6.5 

25 

25 

7.8 

1.6 

10 

0.9 

.24 

.06 

9.8 

0 

13 

.02 

0.6 

.16 

101 

3 

Barnstable  Fire  Dist.G.  P.  Well,  Phinney's  Lane 

0 

2 

6.2 

15 

25 

«».5 

2.8 

16 

1.0 

.05 

.01 

12 

5 

32 

.00 

0.8 

.02 

13" 

3 

G.  P.  Well  #2 

0 

3 

6.2 

6 

8 

1.5 

1.2 

8.7 

0.5 

.03 

.01 

7.9 

4 

14 

.00 

0.1 

.01 

64 

5 

1974 

Milliprams  oer  Liter 

City  or  Town  Source 

Turbidity 

Color 

ft 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium  I 

•H 

If, 

3j 

i 

Solium 

Potassium  | 

Iron 

Oi 
0) 
0) 

c 
53 

1 

(j 

•H 

CT. 

Sulfate 

a) 
•c 

•H 

o 

r— 1 

sz 

CJ 

•rH 

c 

Mitrate  N 

Copper 

6 

"O  ifi 

c  o 
o  o 

IT. 
0) 
H 

tl 

Q 

o 

Cont'd. 

Barnstable                     Tap  on  System,  iVater 
Fire  District               Dept.  Office 

o 

j 

o. 

11 

17 

3.6 

12 

0.8 

.07 

.00 

11 

0 

21 

.00 

0.5 

.09 

103 

3 

Bamstable-Cotuit         High  Street  G.P.  Well 

0 

2 

6.0 

8 

11 

2.0 

1.5 

8 

1.1 

.07 

.03 

5.8 

12 

12 

.00 

0.2 

.01 

71 

3 

Old  King's  Highway  #1 
G.P.  Well 

0 

3 

6.0 

5 

12 

1.6 

2.0 

11 

1.2 

.04 

.01 

8.4 

2 

17 

.00 

1.0 

.01 

89 

3 

Old  King's  Highway  #2 
G.P.  Well 

U 

u 

f. 
o 

1  1 
J.  A 

X  •  J. 

1.9 

10 

1  7 

.02 

.04 

8.5 

0 

16 

.00 

0.7 

.06 

79 

3 

Tap  in  Water  Dept.  Office 

0 

3 

5.8 

6 

11 

1.9 

1.6 

12 

1.0 

.06 

.02 

6.0 

10 

13 

.00 

0.3 

.12 

72 

3 

Barnstable-Centerville 

Osterville    Tubular  Wells,  McShane 

2 

0 

6.2 

6 

15 

2.5 

2.2 

12 

0.8 

.40 

.08 

9.3 

8 

16 

.00 

1.8 

.00 

102 

1 

Barnstable-Centerville 

Osterville  W.D.        3  G.P.  Wells,  Arena 

0 

2 

6.2 

6 

11 

1.5 

i»  ( 

8.5 

0.9 

.01 

on 

8.0 

5 

10 

.00 

0.9 

.02 

73 

2 

Barnstable-Centerville 

Osterville    G.P.  Well  #7,  Craigville 

0 

0 

5.6 

5 

20 

3.7 

2.6 

14 

1.3 

.00 

.22 

7.6 

13 

21 

.02 

1.8 

.00 

1 

O  P    WpII  #8  Craicville 

0 

0 

5.6 

4 

16 

2.5 

2.4 

13 

0.9 

.02 

.08 

7.2 

9 

21 

.00 

1.2 

.01 

114 

1 

G.P.  Well  ff9,  Lumbert 

0 

0 

6.1 

11 

10 

1.5 

1.5 

8.0 

0.9 

.00 

.05 

7.9 

4 

10 

.01 

1.0 

.01 

72 

2 

G.P.  Well  #10, 
Main  Street 

0 

8 

6.0 

7 

19 

3.8 

2.2 

9.0 

1.6 

.03 

.00 

8.7 

12 

14 

.00 

0.9 

.07 

97 

3 

Well  #11,  Craigville 

1 

20 

6.5 

48 

52 

14 

4.0 

12 

1.2 

.05 

.00 

10 

10 

21 

.00 

1.4 

.00 

170 

1 

8 


197U 

City  or  Town  Source 

Turbidity 

Color 

ft 

Milliprams 

per 

Liter 

Spec .  Cond 
(Micromhos/cm. ) 

,  No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

■H 

cr. 
0) 

$ 

Potassium  1 

c 

| 

u 

0) 

Sa 
i 

it 

0 

•H 

cr. 

to 

Chloride 

Ammonia  V. 

*!itrate  II 

c~ 
c 
o 

Cont'd 

Barnstable-Centerville 

Dq+pfvi  Tip  Tfl t~)  on  .SvQtpm 
\j 9      a  v  _l  a.  a.       i  *i vjii    <jy  o  lcui 

0 

0 

6  2 

8 

13 

2.3 

1  8 

8  7 

1.1 

.01 

8.7 

7 

13 

.00 

0.9 

04 

82 

3 

Barre                            Reservoir,  Allen  Hills 

1 

15 

6.5 

9 

14 

4.0 

0.9 

5.5 

1.5 

.06 

.01 

2.3 

11 

7.5 

.00 

0.0 

.01 

68 

2 

New  Well,  Tap  in  P.  S. 

i-* \J  U  Ul  1      i^WL  i  X  Q      1 VVJ  d  \_1 

1 

10 

9 

17 

5.0 

1  ■  - 

8.0 

1.7 

.15 

•  UJ 

12 

11 

12 

.00 

0.5 

91 

2 

Tad  i  n  Town  Ral  i 

2 

0 

6.0 

11 

19 

6.0 

i  0 

A.  •  <-/ 

8.0 

1.5 

.17 

.08 

11 

11 

8 

.00 

0.5 

±  •  j 

96 

1 

Barre  Wool  Comb.           Wells  at  Factory,  Tap 

0 

8 

6.1 

8 

12 

3.6 

0.7 

4.5 

1.0 

.01 

.05 

10 

10 

6.3 

.00 

0.4 

.01 

60 

3 

Gravel  Packed  Well,  Beach 

Street,  Tap 

0 

10 

6.1 

8 

12 

3.5 

0.8 

3.0 

0.9 

.01 

.01 

8.3 

8 

4.3 

.00 

0.4 

.09 

50 

2 

Bedford                          Gravel  Packed  Well  #1, 

Page  School 

6 

33 

6.6 

32 

52 

15 

3.6 

28 

4.8 

.60 

.60 

13 

22 

42 

.54 

1.4 

.17 

268 

2 

Gravel  Packed  Well  #2, 

Shawsheen  Well  Field 

l 

10 

6.9 

26 

58 

17 

3.5 

26 

3.9 

.04 

.33 

10 

22 

45 

.34 

0.8 

.00 

268 

2 

Gravel  Packed  Well  #3, 

Mitrp  WpII     Ront^  6? 

1 

0 

6.6 

25 

68 

21 

4  l 

"  •  A 

40 

5.6 

.11 

11 

45 

69 

.64 

2.3 

.01 

350 

2 

Well  #6,  Old  Dug  Well 

l 

0 

6.7 

19 

31 

8.9 

2.1 

12 

1.4 

.09 

.25 

5.6 

11 

20 

.00 

0.3 

.00 

134 

2 

G.P.  Well  #8,  Middlesex 

l 

9 

6.5 

23 

*3 

13 

2.8 

21 

2.4 

.28 

.23 

12 

20 

39 

.12 

0.3 

.02 

213 

2 

Turnpike 

G.P.  Well  #9,  Middlesex 

Turnpike 

l 

0 

6.5 

20 

*3 

13 

2.7 

24 

2.4 

.06 

.12 

12 

17 

4l 

.10 

0.4 

•  03 

215 

2 

G.P.  Well  #4,  Shawsheen 

Well  Field 

l 

3 

6.4 

17 

35 

10 

2.4 

15 

1.7 

.04 

.03 

5.4 

15 

28 

.03 

0.5 

.00 

165 

2 

1974 

Milligrams 

per 

Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

u 
o 

5 

a 

> 

•H 

3 

r— 1 
T3 

>. 

w 
ui 

0) 

1 

•H 

o 

1— 1 

"J 

c 

•H 

If. 
1 

•r-l 

I 

■H 

L" 
W 
IT 
4-> 

C- 

c 

e 
i— i 

in 

i 

g 
Si- 

<c 
c 

■H 

(/". 

u- 

t". 

c 
•e 

X 
c 

n: 
c 

1 

01 
*-> 
c 
(- 

4- 

t> 
4 

e 

■u  w 

C  0 

<§| 

.  e 

u  o 
tic 

K  ^ 

,  Mo.  of  Samnles 

Cont'd 

Bedford 

G.P.  well  ^5,  Shawsheen 

Hell  nciu 

1 

Q 

1  7 
X  f 

i  n 

JO 

1.8 

.02 

nn 

1  1 

•  UU 

n  7 

•  uu 

2 

Tap  in  Town  Hall 

1 

7 

6.6 

25 

51 

15 

3.1 

26 

3.0 

.OS 

.17 

12 

10 

41 

.00 

0.9 

2.2 

250 

2 

Bedford,  V.A. 

HospitalDeep  well  Bldg.  ^30, 

FU»Hfrn-ri 

Oc(il  Ui  Li 

0 

9 

6.2 

14 

41 

12 

2.6 

19 

1.8 

.05 

.01 

11 

16 

43 

.03 

1.1 

.40 

203 

3 

Tun   H    P      UoT  In      T  iov*i  natnn 

0 

8 

6.2 

1  Q 

42 

12 

?  8 

t  •  U 

1  Q 

1.8 

.06 

m 

tUl 

1 1 
1 1 

18 

.04 

X  •  X 

l  8 

X  «  O 

pi  0 

ciy 

3 

Tap  in  Hospital 

0 

10 

6.2 

18 

42 

12 

2.6 

20 

1.7 

.07 

.01 

12 

18 

44 

•  03 

1.1 

.41 

215 

3 

Belchertown 

Tubular  Wells,  Tap  in 

tiimn    ^tfltl  on 

0 

J 

6.2 

16 

73 

6.1 

"V) 
^u 

3-3 

.02 

.00 

J-  ^ 

1  Q 

77 

.  00 

n  q 

318 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

2 

6.2 

15 

72 

19 

6.1 

33 

3.3 

.01 

.00 

15 

19 

92 

.00 

0.9 

.17 

322 

3 

D*£  1  -  ■  ■  tr  I  l/UWll  f 

O  la  Ic 

School 

Tubular  wells  before 

Treatment 

2 

23 

7.3 

*3 

52 

14 

4.2 

28 

2.S 

.84 

.26 

16 

17 

41 

.03 

0.3 

.00 

240 

2 

Tubular  Wells  after 

lied  Wi.t^ll  1* 

2 

o.  p 

p8 

1  4 

4.4 

xu 

2  3 

•  J  J 

?8 

1  7 

X  (J 

o  ^ 
u.  ? 

?4 

183 

2 

Tap  in  Admn.  Bldg. 

2 

28 

7.0 

52 

5* 

15 

4.1 

27 

2.5 

0.9 

.08 

18 

16 

37 

.00 

0.  3 

.11 

230 

? 

Bellingham 

G.  P.  Well  #1,  Tap  in 

Pumping  Station 

0 

2 

6.2 

20 

27 

8.1 

1.5 

6.0 

1.0 

.02 

.00 

13 

7 

10 

.00 

0.8 

.01 

94 

3 

G.P.  Well  #3,  Wrentham 

Road 

1 

2 

6.3 

23 

30 

9.1 

1.7 

7.3 

1.2 

.08 

.06 

15 

9 

10 

.01 

1.0 

.01 

107 

3 

New  G.P.  Well  #4,  Wrentham 
Road 

0 

2 

6.4 

18 

22 

6.8 

1.3 

4.9 

0.8 

.05 

.04 

12 

6 

7.8 

.00 

0.8 

.11 

80 

■5 

1974 

Milliprams  Der  Liter 

City  or  Town 

Source 

'bidity 

o 

rH 

calinity 

xlness 

•H 

o 

rH 

•H 

(T, 
0! 

•H 

•H 

Ifl 

in 
-0 

c 
5 

ai 

01 

It 
c 

<—i 

Lfate 

u 

"O 

& 

•H 

c 

rate  II 

iper 

>c.  Cond 
Lcromhos/cm. 

,  of  Samples 

8 

3 

cS 

O 
a. 

n 

c 

1 

•h 

ir. 

IT. 

rH 

rC 

cj 

* 

Q 

CJ 

£  -r 
fc—  * . 

(/;  ^ 

0 

Cont'd. 

Bel 1 ingham 

G.P.  ..ell  #5,  Taunton  St. 

0 

2 

6.4 

19 

23 

6.3 

1.7 

10 

1.3 

.01 

.01 

14 

5 

13 

.00 

1.4 

.03 

107 

3 

G.P.  Well  #6,  Hartford  Ave. 
&  itall  Brook 

1 

3 

6.0 

10 

53 

14 

18 

1.8 

.03 

.00 

14 

4 

57 

.00 

0.2 

.05 

230 

1 

G.P. Well  #7,  Hartford  Ave. 
4  Stall  Brook 

1 

8 

6.3 

28 

32 

7  6 

^  1 

9.0 

2.0 

.IS 

.00 

19. 

3 

19 

.00 

0.4 

.02 

121 

3 

G.P.  Well  #8,  Hartford  Ave. 
a  otaiJ.  nroo< 

1 

Q 

o 

2? 

27 

ft 

c. .  *+ 

7  f, 

.06 

17. 

5 

14 

.02 

0.1 

.05 

103 

3 

Belmont 

Tap  in  Town  Hall 

1 

20 

6.6 

6 

12 

0.7 

5.0 

0.6 

.08 

.00 

1.5 

8 

8.0 

.14 

0.1 

.07 

60 

1 

Berkley 

G.P.  Well,  Tap  in  Fire 
Station 

0 

23 

•1 

12 

2.6 

o 

•  v.? 

.02 

1  7 

19 

1.8 

.00 

0.9 

0.9 

105 

3 

Bernardston 

Jug  Well,  Tap  in  P.S. 

1 

8 

6.5 

9 

13 

1.6 

2.0 

0.4 

.08 

.00 

9 

2 

.00 

0.2 

.02 

42 

2 

Gravel  Developed  Well, 
Tap  in  Purop  Station 

2 

7 

D.  O 

9 

14 

2.8 

1.6 

2.0 

0.4 

1.0 

.00 

5.8 

8 

?-3 

.00 

0.1 

.03 

44 

2 

Tap  in  Town  Hall 

2 

a 
o 

O.O 

15 

16 

4.3 

1.3 

2.0 

0.4 

.08 

.00 

5,5 

7 

2.3 

.00 

0.2 

.04 

52 

2 

Billerica 

Concord  River,  Opp.  P.S. 

} 

75 

7.0 

20 

39 

12 

2.3 

17 

2.'J 

0.6 

.09 

6.0 

17 

31 

.07 

0.5 

.19 

180 

2 

Finished 

1 

5.5 

4 

39 

12 

2.3 

18 

2.9 

.08 

.08 

6.1 

30 

55 

.01 

0.6 

.01 

215 

2 

Tap  in  Town  Hall 

1 

5 

8.9 

33 

39 

12 

2.3 

33 

3.0 

.01 

5.6 

29 

49 

.  o 

0.5 

.01 

265 

2 

Billerica,  Hse  of 

.ubular  Well  Mela 

^ 

O.  5 

19 

44 

-L3 

7«  1 

.  £.0 

6.2 

29 

c,-» 
5^ 

.02 

1.8 

.17 

245 

Corr 

Tap  in  Engineer's  Office 

1 

8 

6.5 

31 

61 

18 

3.7 

33 

5.3 

.13 

.03 

7.7 

29 

65 

.00 

2.1 

.00 

305 

2 

Elack3tone 

G.P.  «ell  #1,  Tap  in  P.S. 

0 

5 

6.2 

16 

27 

7.8 

1.6 

9.0 

p. 8 

.00 

.01 

8.3 

13 

14 

.00 

1.4 

.01 

113 

3 

1974 

Milliprams 

ner 

!,iter 

City  or  Town 

Source 

•bidity 

u 

0 

Alkalinity 

w 
w 

0) 

Lcium 

■rH 

IS. 
0! 

% 

cn 
in 

■p 

0 
n 

0) 

$ 

<c 
(j 

»— t 

I  fate 

m 
•c 

•H 

5 

0) 

c 

0 

t 

;c.  Cond 
Lcromhos/cir.. 

,  of  Samples 

8 

I 

1 

O 

Du 

I 
>-< 

1 

•H 

(A 

D 

W. 

rH 

.c 

U 

1 

O 
c 

m 

Cont 'd. 

Blackatone 

G.P.  well  #2,  Tap  in  r.b. 

0 

7 

D.  1 

16 

29 

8.5 

1  .  f 

ft  n 
0.  u 

1.8 

.05 

*  cU 

11 

12 

1  ■* 

00 

1  .  1 

.06 

111 

•5 

G.P.  Well  #3,  Tap  in  P.S. 

0 

8 

6.1 

8 

10 

2,8 

0.6 

5.3 

0.5 

.22 

.07 

10 

7 

5.0 

.01 

0.6 

.14 

41 

3 

G.P.  *ell  #4,  Harris  Pond 

0 

5 

6.2 

17 

20 

D.l 

1.1 

6.7 

1.0 

.00 

.12 

10 

p 

0 

10 

.01 

0.6 

.00 

01 

Tap  in  Town  Hall 

0 

5 

0.5 

19 

oP 
20 

9.2 

1.2 

P  n 

1.7 

.05 

•  uu 

10 

4 

•  u 

•  uu 

l.U 

110 

; 

:_>1  and  ford  Fire  Jist. 

Long  Pond  Direct 

1 

6.7 

7 

c 

2.2 

U  .  O 

l.U 

0.5 

.04 

•  u  1 

1.6 

5 

l.U 

.  uu 

n  n 

u .  u 

no 

27 

3 

lap  in  1  own  nan 

1 

7 

14 

i.  J? 

4.6 

0.4 

1.0 

0.5 

.07 

.00 

1.6 

6 

1.0 

.00 

0.0 

.0. 

38 

3 

Boston 

Tap  in  City  Hall 

1 

30 

6.6 

11 

12 

3-5 

0.7 

5-0 

0.7 

.05 

.00 

3.8 

7 

8.5 

.03 

0.2 

.11 

58 

1 

Bourne    Water  Dist. 

G.P.  County  Road  Well 
Pocasaett 

0 

5 

6.4 

9 

10 

1.9 

1.1 

6.0 

0.6 

.00 

.00 

10 

9.0 

.00 

0.1 

.01 

53 

3 

G.P.  veil,  Rte.  28a 

0 

J 

O  •  H 

13 

JO 

3.8 

1  4 

1  •  H 

1  h 

0.8 

.08 

«  WU 

10 

3 

24 

.00 

0.  ^ 

.00 

105 

G.P.   no  urn  e  Town  .-''orest 

2 

Q 
O 

.1  m\J 

12 

1  ^ 

J.  1 

3.1 

1  1 
X  .  X 

7  7 

0.7 

.16 

•  00 

10 

3 

1? 

.00 

0.1 

.00 

65 

3 

Tap  in  Water  Dist.  Office 

1 

4 

6.5 

9 

13 

1.9 

1.1 

6.7 

0.5 

.01 

.00 

10 

2 

9.3 

.00 

0.1 

.03 

53 

3 

Bourne  Buzz.  Bay 

G.P.  Well  4  Tubular, 

"  *  J19li 

0 

£  jj 

7 

•7 

7 

1.1 

1  »u 

D.  ) 

0.5 

.13 

•  UU 

8.6 

1 

P.  ? 

no 

.  uu 

0.0 

.04 

50 

G.P.  Well,  Head  of  Bay  Rd. 

0 

2 

0.4 

8 

1U 

1.8 

1  •  *♦ 

/  .U 

0.6 

.01 

m 

.  Ul 

9-3 

5 

fl  7 

.  00 

0  7 

U  .  } 

.01 

58 

3 

Tap  in  W.Dist.  Office 

0 

0 

6.4 

') 

11 

2.2 

1.2 

6.7 

0.6 

.02 

.01 

9.4 

4 

7.3 

.00 

0.2 

.15 

58 

■5 

Bourne,  No. Sagamore 

G . P . We 1 1 ,  $1 

0 

.5 

0. 5 

10 

1  p 

10 

3.2 

O  R 

1  il 

1.2 

.10 

,00 

9.0 

9 

22 

.00 

1.2 

.04 

111 

3 

1 . 


1974 

Millirrams  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

■bidity 

o 

r-l 

Alkalinity 

w 
(/) 

0) 

1 

•H 
U 
.H 

rnesium 

% 

■H 

•H 

</: 
in 
IS 

c 

(/> 

gj 

V 

«H 
iH 

HJ 

14- 

oride 

m 

•rH 
C 

<D 

+-> 

->per 

?c .  Cond 
Lcpomhos /cm . 

,  of  Samples 

8 

ex 

o 

g 

J§ 

o 

8 

H 

I 

•H 

IT. 

(/) 

X- 

D 

•  i-i 

o 

t  s: 
v.  ^ 

0 

Cont'd 

Bourne,  No.  Sagamore 

lUDUli"   If 111 

0 

7 

6  l* 

11 

21 

2.6 

1.7 

•  12 

.00 

10 

11 

18 

.00 

2.0 

.13 

111 

3 

Tap  on  System 

0 

5 

6.5 

18 

26 

2.4 

14 

l.S 

•  v> 

.00 

10 

9 

20 

.00 

1.5 

.80 

129 

3 

Bourne 

South  Sagamore  W.  D. 

Tubular  Wells,  Route  6a 

1 

0 

o.o 

9 

10 

2.0 

1.0 

8.7 

0.6 

.01 

.00 

11 

1 

13 

.00 

0.4 

.02 

65 

3 

Tap  in  Water  Dist.  Office 

0 

1 

o.o 

13 

12 

3.0 

1.1 

9.0 

0.7 

.01 

.00 

12 

1 

14 

.01 

0.4 

.24 

72 

3 

Boylston  Water  Dist. 

G.P.  Well  Rt  70,  Tap  in  P.S 

.0 

e 

O.H 

19 

40 

12 

2.0 

14 

1.3 

.02 

.00 

12 

12 

32 

.01 

0.5 

.03 

167 

3 

lap  on  oysx^iD.   /io  nam  ow 

0 

6  3 

21 

40 

12 

2.0 

14 

.00 

.00 

12 

12 

32 

.00 

0.5 

.22 

168 

3 

Duy  1  a  UJIl|    rHJx  111  I        U  c 

G-  P.  Well  Ml     TaD  in  3. 

2 

9 

6.3 

24 

35 

10 

2.1 

11 

2.2 

.15 

.00 

10 

8 

24 

.01 

0.6 

.10 

140 

3 

New  Gravel  Packed  Well  #2 
off  Rt.«     70-1  40 

0 

7 
I 

17 

26 

8.0 

1.4 

9.3 

2.3 

.00 

.00 

8.8 

9 

15 

.01 

0.9 

.03 

111 

3 

Tap  in  Water  Dist.  Office 

0 

3 

6.4 

21 

30 

10 

1.4 

10 

2.3 

.00 

.00 

9.2 

9 

17 

.02 

0.9 

.07 

119 

3 

Braintree 

Great  Pond,  Tap  on  Low 
Lift  Pump 

3 

58 

6.8 

20 

30 

o,0 

2.3 

25 

2.4 

.19 

"7  O 
J** 

29 

.up 

.02 

193 

3 

Great  Pond,  Finished 
Water  Filter  Plant 

0 

7 

7.1 

17 

35 

10 

2.4 

38 

2.5 

.02 

.16 

3-1 

26 

31 

.01 

0.3 

.01 

233 

3 

G.  P.  Well,  Lakeside  Ave. 

0 

7 

6.3 

27 

72 

18 

6.7 

85 

3.5 

.58 

.50 

15 

29 

114 

.04 

0.4 

.01 

475 

2 

Tap  in  Town  Hall 

3 

3? 

7.3 

39 

3*» 

10 

2.2 

39 

2.6 

0.9 

.05 

2.7 

26 

39 

.01 

0.2 

.04 

232 

3 

Braintree,  Norfolk 
Co.  Hospital 

Tap  in  Pump  Station,  G.P.W. 

0 

o 

6.7 

59 

61 

11 

8.0 

9.0 

1.5 

.02 

.16 

25 

12 

16 

.00 

1.4 

.00 

175 

1 

1974 

Milligrams  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

X 

a. 

•H 

•5 

rH 
•3 

Hardness 

■  i 

Calcium 

•rH 

IT, 

Sodium  • 

■rH 

I/) 

in 
U 

o 

(X 

Iron 

<V 
V) 
0) 

§ 

1 

Silica  J 

Sul fate  | 

Chloride 

10 

•rH 
C 

J 

B 

•  H 

Copper 

Spec.  Cond 
( Micromhos / cm . 

,  Mo.  of  Samples 

Brewster 

u.  r.  wen  ff±  , r  reeman  way 

2 

8 

6 

8 

0.9 

1.3 

9.3 

0.6 

.12 

.02 

6.0 

h 

14 

.00 

0.0 

.01 

63 

3 

v>.  r.  wen  ff ei , r reeman  way 

0 

5 

O.  1 

6 

10 

1.3 

1.6 

11 

0.6 

.07 

.09 

5.3 

4 

19 

.00 

0.2 

.02 

82 

3 

Tap  in  Town  Hall 

1 

3 

6.5 

12 

12 

2.7 

1.3 

10 

0.7 

.05 

.04 

6.1 

4 

16 

.00 

0.1 

0.9 

80 

3 

Bridgewater  W.  D. 

G.  P.  Well  #1,  P.S.  #1 
Carver  Pond 

0 

3 

6.4 

28 

27 

6.7 

2.3 

10 

1.1 

0.8 

.61 

12 

4 

13 

.13 

0.2 

.00 

109 

3 

G.  P.  Well  #2,  P.S.  #2 
500  Ft.  from  Carver  Pond 

0 

10 

6.1 

17 

3" 

8.7 

3.0 

17 

1.9 

.01 

.06 

14 

23 

21 

.00 

0.7 

.04 

170 

3 

G.  P.  Well  #3,  P.  S.  #3 
nign  oxreex- 

o 

4 

u.u 

18 

58 

14 

14 

4.0 

.55 

.27 

12 

6 

23 

.38 

9.1 

.04 

232 

3 

Tap  in  Academy  Bldg. 

0 

8 

6.1 

21 

34 

8.8 

2.7 

17 

1.8 

.17 

.08 

14 

14 

23 

.00 

0.6 

1.4 

175 

3 

Bridgewater  MCI 

Taunton  River  before 
Filtration 

ll"^ 

6.5 

13 

26 

7-0 

2.0 

16 

2.3 

0.8 

.08 

6.2 

20 

26 

.38 

1.6 

.03 

155 

3 

Taunton  River  after 
Filtration 

4 

82 

5.5 

8 

26 

7.0 

2.0 

16 

2.2 

0.9 

.13 

6.3 

16 

31 

0.7 

0.9 

.02 

164 

3 

G.  P.  4  Tubular  Wells, 
riagg  ox.. 

0 

3 

6  0 
O.  «r 

14 

27 

7.1 

?  1 

10 

0.8 

.00 

.01 

13 

10 

17 

.01 

0.6 

.01 

110 

3 

Tap  in  Adm.  Bldg. 

l 

4 

6.2 

20 

30 

7.8 

J 

12 

l.i 

•  31 

.05 

14 

13 

17 

.00 

0.5 

.01 

130 

2 

Brimfield,  Public 
Sup. 

Bldg. 

opnng  on  waxes  noaa 

0 

3 

16 

41 

12 

2.9 

18 

4.3 

.01 

.02 

13 

9 

40 

.00 

21 

.15 

190 

3 

Brockton 

Silver  Lake,  At  Intake 

2 

26 

6.2 

5 

15 

3.6 

1.4 

8.7 

1.0 

0.5 

.29 

2.0 

9 

18 

.02 

0.0 

•  li 

87 

3 

Silver  Lake,  Finish 
Water  at  Pump  Station 

0 

9 

8.9 

10 

15 

3.6 

1.4 

13 

1.0 

.10 

.11 

1.9 

12 

21 

.02 

0.0 

.00 

119 

3 

14 


City  or  Town 

1974 

Source 

Turbidity 

Color 

as 
o. 

Milligrams 

per 

Liter 

Spec .  Cond 
(Micromhos/cm. ) 

,  No.  of  Samples 

Alkalinity 

tn 

CO 

co 

Calcium 

•rH 

CO 

£ 

i 

Potassium 

Iron 

0) 

01 

CD 

sr 
1 

<o 
u 

■r-l 
rH 
•  H 

V. 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

M itrate  N 

Copper 

Brockton 

Avon  Reservoir  Emerg. 

Surface  Near  Gatehouse 

1 

35 

7.9 

15 

30 

7.7 

2.4 

31. 

1.7 

.17 

.05 

3.0 

12 

52 

.03 

0.1 

.00 

213 

3 

Tap  on  System  City  Hall 

0 

7 

9.2 

11 

15 

3*7 

1.4 

16 

1.0 

•  01 

.01 

2.0 

12 

21 

.01 

0.0 

.00 

125 

3 

Brookf ield 

Cooley  Hill  Reservoir 

4 

40 

6.4 

12 

20 

5.3 

1.5 

4.6 

1.9 

1.1 

.07 

7.6 

15 

7.3 

.00 

0.1 

.06 

78 

3 

Tap  in  Town  Hall 

* 

20 

6.8 

11 

16 

4.0 

1.5 

4.0 

2.0 

•  15 

.03 

5.2 

2.0 

.01 

0.0 

.70 

66 

1 

Brookline 

Tap  in  Town  Hall 

1 

25 

6.6 

8 

14 

4.2 

0.9 

7.0 

0.9 

.31 

.03 

3.0 

6 

12 

.07 

0.2 

.08 

70 

3 

Buckland 

Tap  on  System 

0 

5 

7. 3 

28 

31 

11 

0.9 

1.7 

0.6 

.05 

.00 

7.9 

9 

1.8 

.00 

0.1 

.03 

77 

3 

Burlington 

Shawsheen  River,  Raw 

Influent  to  Treatment  Plant 

1 

30 

6.9 

29 

45 

13 

2.8 

35 

2.3 

.07 

.02 

2.2 

18 

62 

.03 

0.3 

.06 

270 

3 

Shawsheen  River  Effluent 

of  Treatment  Plant 

1 

5 

6.9 

22 

45 

13 

2.8 

57 

2.8 

.01 

.01 

2.0 

59 

66 

.00 

0.3 

.01 

353 

3 

Terrace  Hall  Ave.  Well  #1 

0 

3 

6.1 

25 

55 

lb 

3-7 

29 

2.0 

.02 

.10 

14 

13 

to 

.02 

3.0 

.13 

2«3 

3 

Terrace  Hall  Ave.  Well  #2 

0 

5 

6.1 

25 

53 

16 

3-4 

32 

2.2 

.01 

.21 

15 

27 

54 

.04 

0.3 

.05 

283 

3 

Gravel  Packed  Well  #3 

Middlesex  St.  Tap  in  P.S. 

0 

7 

6.2 

25 

40 

11 

2.9 

23 

1.9 

.07 

.03 

14 

14 

45 

.00 

0.8 

.08 

220 

3 

Gravel  Packed  Well  #4 

Middlesex  St.  Tap  in  P.S. 

1 

11 

6.2 

38 

74 

21 

5.5 

27 

3.2 

.24 

.21 

17 

18 

55 

.00 

1.6 

.16 

307 

3 

Gravel  Packed  Well  #5 

Middlesex  St.  Tap  in  P.S. 

1 

13 

6.4 

45 

54 

16 

3.6 

38 

3-1 

.14 

1.3 

12 

12 

58 

.20 

0.1 

.04 

290 

3 

Main  P.S.  Tubular  Wells 

Great  Meadow  Road 

2 

22 

6.4 

77 

119 

33 

8.7 

48 

3.4 

.63 

.62 

17 

35 

80 

.08 

0.5 

.12 

463 

3 

L5 


1974 

per 

Liter 

in 
0) 
rH 

6 

City  or  Town 

Source 

'bidity 

U 

O 
r-l 

> 

•H 

■5 
1— 1 

rdness 

•H 
O 
iH 

mesium 

Sodium 

•rH 

If) 

tn 

13 

c 

<D 

in 

0) 

<o 
0 

•H 
rH 

Lfate 

u 
■0 

-H 

t. 

0 

nonia  M 

:rate  N 

iper 

;c.  Cond 
Lcromhos/ 

,  of  Samr 

cS 

a 

1 

O 

8 

i 

•H 

(A 

3 

1— 1 

u 

•H 

0 

0 

Burlington 

Sandy  Brook  Road 
#6  -  G.P.  Well 

0 

27 

6.2 

27 

47 

14 

3.0 

34 

2.6 

.27 

.32 

16 

15 

61 

.23 

0.3 

.04 

278 

3 

Gravel  Packed  Well  #7 
Off  Lexington  Ave. 

1 

in 

6  "5 

42 

73 

21 

5.1 

30 

"5.3 

1.4 

.46 

16 

24 

66 

.28 

0.3 

.08 

340 

2 

Tubular  Wells  -  Wyman  St. 

0 

13 

6.3 

47 

118 

32 

9.0 

58 

5.8 

.29 

.14 

14 

.29 

96 

.02 

1.7 

.02 

477 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

3 

6.5 

25 

50 

15 

2.9 

53 

2.7 

.05 

.06 

5.0 

47 

59 

.01 

0.7 

.42 

330 

3 

Cambridge 

Lower  Hobbs  Reservoir 
Surface  Near  Gatehouse 

2 

33 

7.3 

20 

4l 

12 

2.5 

37 

1.9 

.11 

.10 

0.5 

15 

60 

.05 

0.2 

.02 

253 

3 

Upper  Hobbs  Res. 

2 

83 

7.1 

17 

54 

10 

2.1 

15 

1.2 

.49 

.05 

7.6 

18 

30 

.04 

0.3 

.01 

157 

3 

Fresh  Pond  at  Intake  to 
Filter  Plant 

1 

24 

7.5 

28 

49 

14 

3.3 

24 

2.1 

.07 

.07 

3.5 

20 

43 

.04 

0.5 

.02 

233 

3 

Stony  Brook  Reservoir 
Surface  Near  Gatehouse 

1 

pi* 

44 

2.8 

23 

2.1 

.14 

.OS 

4.7 

22 

42 

.05 

0.6 

.00 

217 

3 

hresn  rond  r  nt-er  ai  i  lueni* 

0 

Q 

24 

47 

14 

3.0 

34 

2.0 

.03 

.04 

4.0 

30 

46 

.00 

0.6 

.00 

265 

3 

Tap  in  City  nail 

1 

7  6 

97 

48 

14 

3.1 

2.1 

.20 

.03 

4.1 

36 

50 

.00 

0.5 

.01 

267 

3 

Canton 

G.F»  Well  flF^  Fecunit.  ot-reei 

0 

n 
U 

0.  j) 

yy 

84 

22 

7.3 

17 

0.8 

.01 

.01 

15 

23 

48 

.00 

2.8 

.01 

280 

2 

u»r.  Well  ffO  rrverenoon  no. 

0 

O.J? 

38 

9.8 

2.8 

8.0 

.01 

.00 

13 

9 

18 

.00 

0.4 

.04 

131 

2 

lap  in  iown  nan 

0 

0 

"50 

61 

16 

5.0 

12 

0.9 

.05 

.18 

11 

13 

31 

.03 

2.9 

.70 

200 

1 

Chatham  Water  Co. 

G.P.  Well  //l.  1945 

2 

5 

6.4 

7 

13 

2.3 

1.6 

11 

0.7 

.35 

.03 

8.4 

0 

19 

.00 

0.0 

.00 

97 

2 

G.P.  Well  #2.  19^9 

1 

5 

6.3 

8 

13 

2.3 

1.6 

11 

0.7 

.28 

.03 

8.4 

0 

18 

.00 

0.0 

.03 

95 

2 
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> 

•H 

XI 
■H 
.g 

o 

, — 1 
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■H 

O 

01 

i 

| 

•r-t 

i 

•  H 
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u 

c 

CO 

c 
<3 

t 

V 
H 

o 

<c 
u- 

<u 

•H 

& 

<c 

•H 
C 

o 

¥> 
IT! 

c 

u 

t 

p 

;c.  Cond 
Lcromhos /cm . 

,  of  Samples 

8 

1 

O 

I 
i— i 

i 

ir. 

3 

rH 

x: 

c_ 

•  l-l 

O 

CJ 

in  w 

0 

Cont'd. 

Chatham  Water  Co. 

G.P.  Well  #3 

G.P.  Well  #4,  Indian  Hill 

1 

25 

6.2 

6 

ii 

1.8 

1.6 

10 

0.6 

.13 

.04 

8.5 

10 

17 

.00 

0.0 

.00 

93 

2 

Road 

0 

0 

6.2 

9 

16 

2.5 

2.3 

12 

0.7 

.03 

.01 

9.4 

0 

21 

.00 

0.2 

.00 

101 

2 

Tap  on  System 

0 

5 

8.3 

30 

41 

14 

1.3 

12 

0.7 

.11 

.00 

9.0 

9 

23 

.00 

0.2 

.00 

120 

2 

Chelmsford  Center 

Tubular  a  G.P.  Wells 

W.  District 

Warren  Ave. 

1 

12 

6.2 

29 

61 

18 

3.8 

30 

3.0 

.15 

.50 

14 

29 

51 

.10 

C.l 

.10 

280 

1 

G.P.  Well-Turnpike  Rd. 

0 

8 

6.2 

23 

52 

16 

3.1 

22 

2.6 

.12 

.31 

14 

23 

42 

.07 

1.2 

.05 

227 

3 

G.P.  Well,  Jordan  Rd. 

West  Chelmsford 

0 

5 

6.5 

23 

44 

13 

2.6 

16 

2.1 

.00 

.07 

12 

11 

3? 

.00 

1.8 

.00 

182 

3 

G.P.  Wells,  Mill  Rd. 

0 

3 

6.3 

23 

52 

15 

^.2 

16 

2.7 

.03 

.12 

15 

17 

35 

.04 

2.6 

.01 

205 

3 

Crooked  Spring  Rd.,  Well  ?/l 

1 

3 

6.4 

18 

48 

14 

3.1 

23 

2.5 

.17 

.28 

13 

15 

53 

.00 

2.1 

.02 

243 

3 

Crooked  Spring  Rd.,  Well  #2 

o 

0 

6.3 

l'+ 

i»9 

13 

3.2 

40 

2.6 

.01 

.02 

11 

l7 

71 

.00 

2.1 

.04 

277 

3 

Smith  St.  Wells  before 

Treatment 

1 

35 

6.2 

26 

44 

13 

4.4 

11 

3.3 

1.5 

.15 

20 

15 

30 

.07 

0.0 

.08 

165 

2 

Canal  St.  G.P.  Well 

0 

14 

6.6 

23 

70 

19 

5.2 

17 

3.7 

0.6 

.27 

17 

13 

57 

.04 

0.3 

.01 

238 

3 

G.P.  Well,  Riverneck  Rd. 

1 

8 

6.4 

20 

49 

15 

2.5 

14 

1.8 

.14 

.03 

16 

17 

31 

.00 

2.8 

.04 

188 

3 

Chelmsford  North 

G.P.  Well  #1  at  Bomil 

«.  District 

Field 

0 

6 

6.3 

17 

63 

19 

3.6 

87 

3.3 

.04 

.11 

13 

17 

127 

.00 

3-0 

.01 

477 

3 

G.P.  Well  #2  at  Bomil  Field 

0 

3 

6.2 

23 

5* 

13 

2.5 

52 

2.6 

.03 

23 

12 

18 

92 

.03 

1.0 

.00 

372 

3 

G.P.  Well  #J>  at  Bomil  Field 

0 

2 

6.2 

21 

66 

21 

3.6 

73 

3.2 

.00 

.34 

13 

19 

129 

.05 

1.7 

.02 

497 

3 

L7 


197U 

Milligrams 

per 

Liter 

City  or  Town 

Source 

•bidity 

o 
»— i 

Alkalinity 

xlness 

Lcium 

•H 

a 

| 

•rH 

to 

c 

in 
ai 

u 

c 

Ifate 

CL 

•c 

•  H 
f- 

0 

•H 

c 

rate  M 

iper 

;c.  Cond 
Lcromhos/cm. 

,  of  Samples 

cS 

"a. 

— 

o 

Ji 

O 

B 

i— i 

•  H 

C/~. 

do 

r-( 

.e 

I 

o 

o 

t  £ 

K  — 

Q 

Cont'd. 

Chelmsford  North 
W.  District 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.2 

21 

66 

21 

3.7 

80 

2.9 

.02 

.31 

13 

20 

127 

.01 

1.6 

.50 

433 

3 

Chelmsford  East 
w»  uisxric t 

Cl      P      Uol  1     at    Tonal  ^+ 

12 

I  7 

6  S 

51 

97 

28 

6  S 

T8 

4.5 

2.9 

.26 

20 

25 

91 

.14 

0.1 

.02 

390 

2 

lap  on  jyoien 

4 

4^ 

6.6 

54 

97 

28 

6  ^ 

40 

4.8 

2.1 

.26 

20 

24 

89 

.14 

0.1 

.04 

400 

2 

unei sea 

lap  in       x*y  nail 

2 

7  1 

6 

13 

3-9 

o  7 

J»  J 

0.8 

.54 

.00 

2.7 

8 

10 

.07 

0.2 

.04 

61 

3 

Cheshire 

Micricn  bruoK  uirecXi 

0 

J 

7  1 

31 

31 

11 

1.0 

6.1 

.02 

.00 

2.9 

7 

•  j 

.00 

0.2 

.00 

72 

2 

lap  in  l own  nan 

0 

n 

7  9 

32 

32 

11 

i  n 

1.0 

0.1 

.03 

.00 

2.9 

5 

1  .s 

.00 

0.2 

.00 

76 

1 

Chester 

Austin  Brook  Re servoir 

1 

O 

8 

13 

3.7 

1.0 

2.0 

1.0 

.05 

.00 

6.2 

9 

o.s 

.01 

0.2 

.00 

42 

1 

nui  ii   ruiiu   neaci  vuxi 

1 

10 

7  f) 

16 

14 

3-7 

2.0 

1.0 

.05 

.00 

1.5 

7 

0.5 

.00 

0.0 

.05 

44 

1 

Tap  in  Town  Hall 

1 

10 

7.0 

16 

14 

4.0 

1.0 

2.0 

1.0 

.20 

.01 

6.4 

8 

2.0 

.00 

0.0 

.10 

47 

1 

Chicopee 

Tap  in  City  Hall,  MDC 

*J  U  JJ  \J  X.  J 

1 

J 

6.8 

7 

f 

10 

2.6 

0.6 

3.0 

0.5 

.03 

.00 

2.1 

7 

4.0 

.00 

0.0 

.08 

40 

3 

Chilmark 

Tubular  Well 

0 

0 

6.6 

13 

16 

3.5 

1.8 

11 

1.8 

.05 

.00 

18 

7 

17 

.00 

0.3 

.00 

106 

1 

Tap  on  System  Water  Co. 
Office 

0 

0 

6.2 

23 

18 

3.4 

2.1 

11 

1.8 

.10 

.01 

12 

5 

19 

.00 

0.4 

.03 

180 

1 

Clinton 

Wachusett  Supply,  Tap  in 
P.S.,  North  Dike 

0 

13 

7.3 

5 

12 

3.7 

0.7 

5.3 

.01 

.00 

2.8 

9 

8.7 

.01 

0.1 

.08 

58 

3 

Tap  in  City  Hall 

1 

10 

7.1 

6 

13 

3.9 

0.7 

5-3 

0.8 

.05 

.00 

2.8 

8 

10 

.01 

0.1 

.04 

58 

3 

18 


1974 

Milligrams  per 

Liter 

,  No.  of  Samples 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

ex 

Alkalinity 

Hardness 

.  Calcium 

Magnesium 

Sodium 

•H 
U 

m 

10 

■p 
o 

PL. 

Iron 

Manganese 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Copper 

Spec.  Cond 
( Micromhos / cm . 

C»hasset 

Lily  Pond  &  Dug  Well 
P.  S.  Sk  Raw 

1 

123 

6.4 

9 

20 

4.4 

2.0 

13 

0.8 

.55 

.10 

4.7 

18 

18 

.03 

0.2 

.00 

113 

3 

Lily  Pond  4  Dug  Well 
P.S.  #4,  Finish 

1 

12 

6.8 

14 

68 

24 

2.0 

14 

0.8 

.09 

.07 

4.1 

68 

26 

.01 

0.2 

.00 

233 

3 

G.  P.  Well  #1,  Sohier  St. 

1 

3 

6.6 

39 

55 

14 

5.0 

24 

3.0 

.16 

.02 

14 

21 

3^ 

.00 

1.5 

.02 

230 

3 

T^a  n  on  5^v  q  tv»m 

1 

13 

6  7 

25 

67 

21 

3.6 

19 

1.0 

.07 

.04 

6.7 

52 

33 

.00 

1.0 

.11 

257 

3 

Col  rain  Pi re  Dist.  S\ 

Mo un tain  Brook  Res* 

1 

5 

7.1 

54 

53 

20 

0.7 

3.0 

1.2 

.11 

.05 

5.6 

12 

4.5 

.00 

0.0 

.08 

129 

3 

Tubular  Wells  near  NorUi 
River  when  used 

0 

0 

7 

92 

87 

30 

2.9 

8.0 

1.6 

.02 

.02 

14 

17 

7.5 

.01 

0.0 

.02 

215 

1 

Tan  in  Diat-  Office 

0 

0 

7  4 

64 

56 

21 

0.9 

4.0 

1.4 

.05 

.00 

5.5 

12 

3.5 

.00 

0.0 

.08 

137 

2 

Col  r»i  n— Ori  prwol  rlTi  lie 

Deep  Tubular  Well 

0 

3 

7.1 

70 

93 

33 

2.9 

10 

2.3 

.01 

.00 

12 

19 

27 

.00 

0.8 

.01 

253 

3 

Deep  Tubular  at  Grisweld- 
Tille,  Tap  on  System 

0 

l 

7  P 

72 

93 

33 

2.9 

10 

2.3 

.01 

.00 

11 

19 

28 

.00 

0.8 

.01 

253 

3 

Deep  Tub  Well  at  Lyonsrille 

0 

0 

7.8 

93 

76 

25 

3.2 

8.0 

1.7 

.00 

.00 

13 

19 

9.0 

.01 

0.0 

.00 

215 

1 

Colrain-Lyonsville 

Tap  on  System 

0 

l 

7.7 

90 

84 

29 

3.1 

8.0 

1.6 

.01 

.02 

13 

20 

8.5 

.00 

0.0 

.00 

228 

3 

Colrain-Griswoldrille 
Water  Dist. 

Tap  on  System 

0 

2 

6.7 

30 

32 

11 

1.2 

1.3 

1.0 

.01 

.00 

11 

10 

1.7 

.00 

0.1 

.12 

78 

3 

Concord  Water  Works 

Ragog  Pond  near  Gatehouse 

1 

8 

7 

16 

4.5 

1.0 

8.7 

1.0 

.02 

.00 

0.6 

8 

15 

.01 

0.0 

.00 

86 

3 

Deaconness  G.  P.  Well 

0 

0 

6.7 

24 

52 

14 

4.0 

9.0 

2.5 

.00 

.00 

16 

27 

13 

.01 

1.3 

.01 

165 

1 

G.  P.  Well,  Walden  St. 
Hugh  Cargill  Well 

0 

0 

6.7 

24 

50 

13 

4.0 

9 

2.7 

.00 

.00 

20 

17 

24 

.00 

1.2 

.00 

165 

1 

19 


City  or  Town 

1974 

Source 

Turbidity 

Color 

a. 

Milliprams  per  Liter 

Spec .  Cond 

( Micromhos /cm . ) 

,  No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

Mapnesium 

Sodium  | 

Potassium 
 — 1 

Iron 

_  — 

0) 

3) 
§ 

i 

m 
u 

•iH 

i-H 
•H 

CC 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Mitrate  N 

Copper 

Cont'd. 

Concord 

Jennie  Dug an  Well 

0 

0 

7.5 

25 

23 

6.1 

1.8 

5.0 

1.4 

.04 

.00 

19 

7 

9 

.00 

0.7 

.00 

87 

2 

Tap  in  Pub.  Wks.  Bldg. 

1 

7 

8.5 

18 

17 

5.0 

1.0 

13 

1.0 

.03 

.00 

4.2 

8 

16 

.01 

0.0 

.00 

108 

3 

Concord-Kalmia 

Tap  in  District 

0 

0 

9.0 

53 

23 

7.1 

1.4 

20 

1.4 

.04 

.00 

12 

7 

10 

.00 

0.6 

.00 

133 

3 

Cunning ton 

Drilled  Well  at  Rt  9 

1 

4 

6.7 

56 

66 

20 

3.6 

18 

1.6 

.05 

.00 

7.7 

16 

33 

.00 

1.4 

.12 

235 

3 

Drilled  Well 

U 

U 

7.0 

£4 

OH 

An 
ou 

nn 

ii  ft 

1  7 
i.  1 

.00 

8.4 

4t; 

on 

n  q 

•  uu 

£ 

Tap  on  Syste« 

O 
d 

h 
H 

6.8 

lift 
to 

£ft 

DO 

di. 

ft 

d\J 

1.  / 

.  1U 

.01 

7.4 

1  ft 

•  uu 

.? 

Dal ton  Pi re  Diet. 

Anthony  Brook  Re 3. 

5.8 

7 

u. ;) 

1.  J 

n  7 
u»  i 

U.  1} 

.07 

5.3 

8 

.00 

0  2 

02 

T8 

2 

Egypt  Brook  Res. 

i 

28 

5.1 

6 

13 

3.1 

1.1 

0.9 

0.5 

.07 

.04 

5.2 

7 

1.0 

.00 

0.3 

.09 

33 

2 

Finished  Water,  Egypt  Brook 

i 

28 

5.8 

10 

7.5 

1.7 

0.7 

0.6 

0.6 

.12 

nft 
•  Uo 

4  7 

6 

1.3 

.00 

0.3 

.01 

40 

2 

Windsor  Res. 

0 

35 

5.9 

15 

17 

4.4 

1.3 

1.4 

0.6 

.13 

4  4 

9 

2.3 

.02 

0.2 

.01 

52 

2 

Finished  Water  at  Filt  P 

Anthony  Brook 

1 

25 

6.6 

12 

17 

4.0 

1.3 

0.8 

0.6 

.06 

.00 

4.5 

8 

1.0 

.00 

0.2 

.00 

44 

2 

Tap  in  Dist.  Office 

1 

23 

c  o 
o.o 

15 

18 

5.1 

1.4 

2.0 

0.6 

.13 

4  8 

9 

3.3 

.00 

0.2 

.37 

58 

2 

Dal ton  Res.  Direct 

1 

0 

7.2 

38 

41 

8.5 

4.7 

0.8 

0.8 

.04 

Q 

9 

1.3 

.01 

0.1 

.00 

88 

2 

Dal ton  New  Jet.  Water 

Company 

Tap  on  System 

1 

18 

7.0 

18 

23 

6.7 

1.7 

2.0 

1.0 

.15 

.02 

4.5 

10 

6.0 

.01 

0.2 

.28 

68 

2 

Danvers 

Middleton  Pond  Direct 

1 

95 

6.9 

8 

15 

4.5 

0.8 

4.3 

0.4 

.15 

.02 

1.7 

13 

6.2 

.01 

0.1 

.04 

58 

3 

Swan  Pond  Direct 

1 

52 

£.  a 
O.  o 

ll 

17 

5.1 

0.9 

3.0 

0.4 

.12 

.05 

2.9 

9 

3.2 

.01 

0.0 

.01 

53 

3 

20 


1974 

Milliprams  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

X 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

■H 
Ifl 
U 

| 

Sodium 

Potassium 

Iron 

in 

i 

t 

0 

•H 

or. 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

2 

4-* 
•  i-l 

Copper 

Spec .  Cond 
(Micromhos/cm. 

,  No.  of  Samples 

Cont '  1 . 

Danvers 

Emerson  Brook  Direct 

1 

20S 

D. 

19 

5.8 

1.0 

7.0 

0.9 

0.8 

.08 

5.7 

13 

12 

.01 

0.0 

.03 

78 

2 

\im   r«  well  ffl 

7  ft 

Ql 

131 

42 

6.5 

24 

1.4 

.03 

.42 

15 

IP 

S3 

j  J 

.01 

1.7 

.23 

3 

C          D         Ua~1  1  a         Aivf             T  inn 

KJm    r  •    WeilSf    DLLX  bon  i_;&ne 

S 

63 

7  ft 

87 

Q6 

5.1 

18 

•  2 

1  4 

0.9 

16 

21 

.  *■  j 

0.2 

.03 

y^y 

3 

Tap  in  Danvers  t  Town  Hal 1 

48 

7  ft 
1  .U 

J  J 

18 

2.5 

11 

0  Q 

28 

.11 

6.6 

is 

21 

.01 

0.3 

.10 

1Q7 

3 

i  *  p  xii  t*i  1 1 j n  i  «  mjii  r  ire  o  mi  • 

\ 

73 

i  j 

7  P 

16 

27 

Q  0 

1  0 

6  S 

0.6 

1Q 

.06 

J»  J 

14 

.01 

0  ? 

.11 

1  "V) 

2 

Danvers  State  Hosp. 

Tap  in  Pump  House 

\ 

60 

6.9 

17 

28 

10 

X  #  u 

7-3 

04 

2  8 

11 

is 

.03 

0.1 

-OS 

97 

3 

Dartmouth 

New  Bedford  Water 

lap  in  Alien  ox>«  r.  o« 

2 

33 

7 

20 

11 

3-3 

0.8 

14 

0.7 

.41 

.07 

2.6 

8 

16 

.01 

0.0 

.13 

95 

3 

j,   r»   well  fl,   Lnace  noau 

1 

17 

o.o 

20 

29 

7.0 

2.6 

8.0 

1.4 

.17 

13 

19 

11 

.01 

0.4 

.02 

107 

3 

j#  tm  wen  ffc  f  onace  rioao 

0 

5 

D.  4 

14 

22 

4.9 

2.5 

8.3 

1.2 

.02 

.02 

11 

14 

11 

.00 

0.5 

.27 

93 

3 

•j,   r«  well          inace  noau 

0 

2 

O.i 

17 

22 

4.9 

2.5 

8 

1.2 

.02 

.02 

11 

13 

11 

.00 

0.5 

.14 

93 

3 

n      p              l     Uh       D4-a  A 
u#   r«   well  ff^f   nu€  O 

1 

33 

o.  y 

21 

30 

10 

1.9 

7.0 

1.4 

.22 

.09 

13 

11 

9.0 

.02 

0.9 

.02 

133 

3 

lap  on  oy sx.ein#   i own  nan 

0 

0 

O.  Jj 

17 

28 

7.1 

2.5 

8.3 

1.3 

.06 

.13 

12 

16 

9.0 

.00 

0.5 

0.7 

107 

3 

Dedham 

\jm  *•  well  A— l ,  DFiage  oi« 

1 

38 

o.p 

34 

52 

15 

3.8 

17 

1.8 

.52 

.70 

14 

18 

31* 

.09 

0.8 

.00 

195 

3 

u»   r  m   well  d— 1 ,    Driage  jl. 

0 

5 

o.o 

30 

76 

21 

5.6 

17 

1.7 

.03 

.08 

18 

20 

46 

.03 

2.1 

.00 

233 

3 

li«  r*  well  u—  x ,   oriole  ot« 

1 

32 

o.  y 

32 

46 

15 

3.6 

23 

2.0 

.54 

0.7 

20 

45 

.08 

0.8 

.00 

223 

3 

G.  P.  Well  E,  Bridge  St. 

1 

12 

6.6 

33 

55 

16 

3.7 

20 

1.7 

.30 

1.6 

12 

14 

36 

.03 

0.3 

.00 

200 

1 

G.  P.  Well  P,  Bridge  St. 

2 

20 

6.6 

29 

50 

14 

3.3 

16 

1.4 

0.6 

.34 

15 

17 

30 

.12 

1.2 

.00 

177 

3 

21 


1974 

Millirrams 

per 

Liter 

City  or  Town 

Source 

>idity 

u 

rt 

Alkalinity 

in 
w 

QJ 

■H 

r  \ 

Ui 

i 

■r-( 

Potassium 

'.anese 

ID 
O 

Fate 

01 
•c 

•H 

c 

& 

r0 
•  H 
C 

01 

+-< 

rl 

u 

:.  Cond 
:romhos/cm. 

of  Samnles 

Turt 

Col< 

5. 

Calc 

2 

c 

s 

n 

c 
1 

i-( 
•H 

IT. 

3 

.—1 
.n 

u 

\-> 

•H 

Cop] 

01  tH 

£2: 

(A  w 

6 

Cont'd 

Dedhaa 

G.P.  Wells,  Bridge  St., 
Treated 

1 

17 

6.5 

29 

53 

15 

3.7 

17 

1.7 

.51 

.55 

14 

0 

37 

.09 

1.1 

.02 

203 

3 

G.P.  Well  #1  white  Lodge 

0 

5 

6.5 

36 

62 

16 

5.3 

17 

1.0 

.01 

.08 

14 

5 

35 

.00 

0.C 

.07 

215 

3 

G.P.  Well  #2  White  Lodge 

7 

40 

6.5 

30 

68 

18 

5.5 

19 

1.0 

1.5 

2.2 

15 

44 

2o 

.lo 

0.0 

.00 

230 

1 

G.P.  Well  #3  White  Lodge 

r\ 
U 

Q 
O 

6.4 

In 

66 

5.4 

19 

1  •  1 

.05 

.67 

19 

7 

35 

.09 

0.2 

02 

225 

3 

G.P.  Well  #4  White  Lodge 

0 

5 

6.4 

69 

18 

5.9 

i  O 

lo 

1.1 

.07 

.58 

18 

8 

36 

.02 

0.3 

.03 

232 

3 

G.P.  Well  #11  Rock  Meadow 

0 

1 

6.2 

16 

57 

16 

3.9 

43 

2.4 

.28 

.05 

13 

23 

69 

.01 

2.3 

.13 

307 

3 

G.P.  Well  Dorer  Road 

U 

rj 

y 

6.2 

64 

4,4 

90 

1 

23 

.08 

15 

19 

The 

145 

.01 

3.7 

520 

2 

Tap  on  System 

T 
± 

6.3 

-if. 

60 

4.6 

i  Q 
lb 

■*•«-> 

•  y* 

.45 

1  c 

■O 

2 

36 

.01 

U.o 

0.4 

220 

3 

Tap  in  Westwood  Town  Hall 

0 

12 

6.3 

26 

61 

18 

40 

2.1 

.27 

.18 

15 

20 

70 

.00 

1.6 

.14 

293 

3 

Deerfield 
Pire  District 

a. P.  Well  Rt  5  Wapping 

5 

15 

6.7 

55 

68 

18 

5.4 

18 

3.0 

.25 

.13 

13 

26 

31 

.02 

0.2 

.03 

236 

3 

Wells  Spring  off  Pine 
Nook  Rd 

0 

3 

6.5 

22 

27 

6.9 

2.5 

5.0 

0.3 

no 

.01 

1  O 
Xc 

15 

7.7 

.00 

0.0 

.00 

93 

3 

Harris  -  Stillwater  Spr. 
Deerfield  River 

0 

3 

6.7 

14 

47 

14 

3.2 

4.3 

1.8 

.01 

.00 

9 

23 

11 

•  UU 

.00 

130 

3 

Tap  in  Dist.  Office 

0 

0 

6.8 

33 

^3 

9.5 

4.4 

9-5 

1.2 

.05 

.02 

12 

19 

20 

.00 

0.3 

.13 

145 

3 

Deerf  ield 

Roaring  Brook  Res  Direct 

2 

20 

7.2 

27 

40 

14 

1.2 

3.3 

1.1 

.16 

.01 

7.9 

13 

3.8 

.01 

0.6 

.04 

109 

3 

So.  D.W.D. 

2? 


City  or  Town 

1974 

Source 

Turbidity 

Color 

% 

Milligrams  per  Liter 

Spec .  Cond  1 

(Micromhos/cm.)  1 
> 

,  No.  of  Samples 

Alkalinity 

to 
to 

0) 

~ 

Calcium 

•rH 

to 
<D 
C 
t 

Sodium 

Potassium 

Iron 

QJ 

to 

QJ 

i 

i 

2- 

o 

•rH 
I-H 
•rH 

<S. 

Sulfate 

Chloride 

•rH 

c 
1 

*-> 

2 

•H 

& 

c 

o 

o 

Cont '  d 

Deerf ield 

So.  D.W.D 

Tubular  Wells  off  Sugar- 

loaf  Street 

0 

2 

6.8 

23 

55 

17 

3.1 

11 

2.8 

.02 

.00 

10 

32 

17 

.00 

6.9 

.00 

191 

3 

Tap  on  System 

1 

7.1 

26 

46 

14 

2.7 

6.  "5 

1.4 

.07 

.01 

8.7 

18 

8.7 

.00 

2.2 

.10 

129 

|W|Ml  Q 

L/tr  i  u  l  x.  9 

G  P    W*>1 1 «  Rt  6  A  N-<5 

Dennis  Rd 

0 

0 

6.4 

4 

14 

2.8 

1.8 

13 

1.0 

.00 

.00 

5.8 

10 

19 

.00 

0.5 

.05 

118 

1 

fl  P     WpII    9nh  1    01  ei  That- 

ham  Road 

0 

5 

6.2 

7 

11 

1.5 

1.6 

10 

0.9 

.00 

.01 

5.9 

6 

16 

.00 

0.8 

.15 

79 

2 

fl  P     Wf»l  1    ^nh  ?  m  ri  That— 

ham  Road 

1 

3 

6.0 

4 

10 

1.6 

1.6 

9.0 

1.1 

.03 

.02 

5.5 

4 

15 

.00 

1.6 

.05 

76 

2 

fl  P      wpll    Snh  1  (11H  That.— 

ham  Road 

1 

7 

6.1 

8 

11 

1.8 

1.6 

9.0 

0.9 

.05 

.02 

5.6 

5 

14 

.00 

0.8 

.04 

72 

2 

G.P.  Well  Sub  4  Old  Bass 

River  Rd 

3 

20 

5.7 

5 

10 

1.7 

1.4 

10 

0.5 

.60 

.15 

5.4 

9 

13 

.02 

0.0 

.50 

78 

1 

G.P.  Well  #5  Rtes  134  4  6 

0 

8 

6.1 

6 

11 

2.3 

1.4 

11 

0.8 

.01 

.01 

6.6 

6 

16 

.00 

0.2 

.02 

8? 

2 

G.P.  Well  #6  Old  Bass 

River  Rd. 

1 

8 

6.2 

6 

10 

1.5 

1.5 

10 

0.7 

.07 

.02 

5.9 

5 

16 

.00 

0.3 

.01 

73 

2 

G.P.  Well  Sub  7  Airline  Rd 

0 

0 

5.9 

4 

12 

2.0 

1.6 

9.0 

0.7 

.02 

.02 

"5.7 

5 

13 

.00 

0.5 

.05 

70 

1 

G.P.  Well  Sub  8  Airline  Rd 

1 

9 

6.0 

7 

10 

1.3 

1.5 

9.0 

0.7 

.03 

.02 

5.7 

5 

15 

.00 

0.0 

.01 

68 

2 

G.P.  Sub  Grassy  Pond  Drive 

0 

8 

5.9 

6 

10 

1.3 

1.5 

10 

0.7 

.01 

.02 

6.1 

5 

17 

.00 

0.1 

.02 

76 

2 

G.P.  Well  #10  Old  Chat- 

h,un  Rd 

0 

5 

6.0 

5 

8.0 

1.0 

1.2 

8.0 

0.6 

.00 

.00 

4.9 

k 

13 

.00 

o.c 

.03 

57 

2 

23 


1974 

Milliprams  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

■H 

IT. 

1 

Sodium 

Potassium 

Iron 

<u 
in 

1 

1 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

m 
c 

t litrate  H 

Copper 

Spec .  Cond 
(Micromhos/cm. 

,  Mo.  of  Samples 

Cont'd. 

Dennis 

U.r.     well    fflXf    L1Q  DttoS 

River  Road 

0 

5 

5.9 

7 

10 

1.6 

1.4 

10 

0.6 

.00 

.08 

5-5 

4 

17 

.00 

0.0 

.01 

74 

2 

Tap  on  System,  Town  Office 

0 

3 

0.3 

9 

11 

2.3 

10 

0.7 

.00 

•  u^ 

6.2 

5 

16 

nn 

0.3 

.10 

79 

2 

Dighton  Water  Dist. 

Taunton  Water 

1 

10 

6.0 

20 

37 

11 

15 

1.1 

.30 

nft 
•  uo 

13 

17 

24 

.up 

1.5 

.25 

162 

3 

1UDU1  ar  NellBf  oomprbet. 

Ave.  off  138 

A 

Q 

6.0 

-L  f 

JO 

2.2 

13 

.09 

1 7 

24 

.01 

1  6 

.01 

160 

-K 

G.  F.  Well,  Cedar  St. 

T 

X 

£j 

O.  JL 

8.0 

l»c 

4  7 

1.0 

.28 

• 

12 

Q 

6.0 

.03 

80 

3 

Tap  on  System 

0 

7 

6.1 

25 

39 

12 

10 

1.4 

.07 

12 

17 

13 

02 

1.5 

1.2 

1*3 

3 

Dighton  North,  W.  D. 

Taunton  Water,  Tap  at 

452  School  St. 

1 

J.U 

6.7 

t  n 
i.U 

1  r 

0.9 

7  n 

n  7 
u.  f 

.02 

1. .  ^ 

12 

.00 

0.0 

1.2 

69 

2 

Douglas 

Tub.  Wells,  Tap  in  P.  S. 

0 

c. 
J 

6.6 

21 

10 

1.8 

*^ 

1.6 

.00 

.00 

14 

19 

.00 

1.8 

.08 

141 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.6 

25 

33 

10 

1.9 

13 

1.7 

.01 

.00 

14 

14 

20 

.00 

1.9 

0.6 

146 

3 

Dover 

Tub.  Wello,  Church  St. 

1 

7 

7.0 

62 

105 

28 

Q  c 
0.5 

100 

1.4 

.25 

32 

0 

162 

2.6 

.24 

670 

2 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

7.3 

69 

94 

23 

120 

1.8 

.24 

«  \jyj 

37 

0 

155 

.00 

2.7 

.02 

640 

1 

Dover  Water  Wks,  Inc. 

Picardy  Rd.  Deep  Well 
Tap  in  P.  S. 

1 

0 

6.2 

18 

18 

5.0 

1.2 

10 

0.4 

.15 

.02 

11 

7 

14 

.00 

0.6 

.40 

92 

1 

Dover  Water  Co. 

Tubular  Well,  Tap  on  Sys. 

0 

3 

7.2 

57 

27 

7.3 

2.1 

48 

1.2 

.45 

.07 

35 

0 

31 

.00 

1.5 

.3* 

250 

3 

Dover ,McNamara  W.  Wks. Drilled  Well,  Tap  on  Sys. 

0 

0 

6.4 

25 

38 

10 

3.2 

11 

0.7 

.00 

.01 

17 

12 

19 

.00 

1.4 

1.2 

150 

1 

Dover,  Meadow  Brk. 

W.  Trust 

Tub.  Well  Field,  Tap  in  P.£ 

1 

8 

6.4 

27 

52 

14 

3.8 

23 

1.3 

.00 

.00 

11 

19 

41 

.00 

2.2 

.46 

228 

2 

1974 

Milliprams  per  Liter 

' — ■ 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

a 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

•H 

W 
01 

& 

Sodium 

Potassium 

Iron 

u 

m 

0) 

o 

•H 
•H 

Sulfate  | 

Chloride 

Ammonia  N 

Nitrate  M 

Copper  | 

Spec.  Cond 
(Micromhos/cm. 

,  Mo.  of  Samples 

Dracut 

New  Boston  G.  P.  Wells  142 

0 

16 

6.4 

27 

37 

12 

1.8 

5.8 

2.3 

.03 

.19 

11 

14 

12 

.01 

0.5 

.03 

118 

4 

Three  G.  P.  Well*, 
Tyngsboro 

1 

5 

6*4 

23 

33 

9.0 

1.4 

17 

•  xu 

2.0 

9.2 

9 

39 

•1-.3 

.  uu 

i  ftp 

Tap  in  Town 

0 

3 

6.4 

24 

29 

9.2 

1.4 

13 

2.0 

.03 

0.4 

11 

8 

23 

.04 

1.0 

0.7 

137 

4 

Dudley 

Tub.  Wells,  Tap  in  P.  S. 

0 

3 

6.3 

17 

27 

8.3 

1.5 

9.0 

1.9 

.00 

.11 

9.8 

13 

14 

.00 

0.9 

.06 

114 

2 

G.  P.  Wells,  Sohofield  Ave. 
Tap  in  P.  S. 

0 

5 

6.2 

16 

30 

10 

1.7 

14 

2.1 

.00 

.03 

11 

17 

19 

.00 

1.2 

.04 

142 

2 

Tap  in  Town  Hall 

0 

3 

6.1 

17 

30 

9.3 

1.7 

14 

2.1 

.06 

.03 

11 

-I  Q 
lb 

19 

.00 

1.2 

1.9 

147 

d 

Dunstable 

Tub.  Wells,  Pleasant  St. 

1 

9 

6.5 

27 

27 

8.5 

1.5 

13 

2.1 

.24 

.5o 

11 

Q 

8 

24 

.05 

0.0 

.00 

141 

3 

Tap  in  Town  Hall 

1 

7 

6.4 

35 

28 

8.4 

1.5 

13 

2.1 

.07 

.15 

11 

7 

16 

.01 

0.6 

5.8 

137 

3 

Dux bury 

Gravel  Packed  Well 
Partridge  Road 

2 

13 

6.3 

15 

29 

6.7 

2.9 

16 

1.4 

.28 

.04 

11 

7 

39 

.00 

1.0 

.01 

154 

3 

Gravel  Packed  Well 
Depot  Street 

1 

5 

6.1 

15 

39 

7.7 

3.7 

25 

1.3 

.08 

.27 

12 

28 

51 

.00 

0.8 

.05 

225 

3 

Gravel  Packed  Well 
Lake  Shore  Drive 

0 

3 

6.0 

9 

17 

3.8 

1.9 

11 

1.1 

.02 

.09 

11 

5 

18 

.00 

0.7 

.05 

99 

3 

G.  P.  Well  Millbrook 

0 

2 

6.2 

14 

19 

3.7 

2.4 

12 

1.0 

.05 

.02 

11 

6 

19 

.00 

0.6 

.03 

107 

3 

Two  G.  P.  Wells,  Rt.  > 

0 

3 

6.3 

14 

12 

2.5 

1.4 

8.7 

0.5 

.03 

.03 

13 

2 

10 

.00 

0.0 

0.9 

72 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

2 

6.2 

16 

27 

5-1* 

3.1 

15 

1.0 

.06 

.13 

11 

11 

26 

.00 

0.5 

.12 

144 

3 

East  Bridgewater 

G.  P.  Well  #1,  Pond  Street 

1 

11 

6.1 

10 

21 

4.7 

2.1 

12 

1.7 

.55 

.03 

14 

13 

19 

.03 

0.8 

.08 

113 

3 

25 


1974 

Milligrams 

Der 

Liter 

,  No.  of  Samples 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

X 

a 

Alkalinity 

I-iardness 

Calcium 

IT. 

Sodium 

Potassium 

. .  .  —1 

Iron 

<D 

u 
0 

§ 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Anmonia  N 

1  Mitrate  N 

Copper  J 

TJ  w 

c  0 
O  -S 

CJ  E 

u  0 

Cont'd. 

East  Bridgawater 

1 

5 

10 

38 

9.5 

8.0 

1.8 

.18 

.  1U 

14 

18 

12 

.00 

2.0 

0.6 

LJJ 

3 

Tan    "i  n    TViwn    Hoi  1 

lap  in  juwn  nail 

0 

2 

6  2 

18 

28 

7.2 

2  6 

10 

1.7 

.08 

04 

14 

15 

11 

.00 

1.2 

4.1 

3 

G.  P.  Well  #3,  Hudson  St. 

1 

0 

6.3 

18 

26 

5.9 

2.8 

10 

1.2 

.16 

.04 

17 

14 

12 

.00 

0.6 

1.3 

120 

2 

East  Brookfield 

G.  P.  Well  #2, 

T  airs    T  a  oh  a  wa  v 

2 

6  3 

13 

14 

4.0 

1  0 

5.0 

1.0 

.57 

.08 

4.8 

5 

7.5 

.02 

0.5 

.00 

60 

1 

East  Longmeadow 

Tap  in  Town  Hall 

1 

15 

6.8 

11 

13 

3.9 

0.9 

6.0 

0.6 

.14 

.01 

3.7 

6 

26 

.01 

0.1 

.56 

63 

2 

Easthanpton 

8  IN.  G.  D.  ft  Tub.  Wells, 
Hendricka  St. 

0 

0 

7.7 

49 

71 

23 

3.3 

5.0 

0.5 

.02 

.00 

12 

13 

12 

.00 

1.1 

.00 

172 

3 

G.  P.  Well  #1,  Hendricks 
bti  lap  in  r.  i>. 

0 

0 

1*1 

71 

86 

28 

■♦•1 

4.0 

0.5 

.02 

14 

19 

11 

.00 

0.6 

.00 

pen 

3 

lj.    r.    well    ff.?,    WOnovUCK  aQi 

0 

j 

ft  i 

1  •  1 

41 

18 

0  ~*l 
'-'J 

3.0 

0.5 

.01 

.00 

13 

13 

8.2 

.00 

1.2 

.00 

*■  J  J 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

2 

8.1 

^5 

12 

.24 

3.2 

".3 

0.5 

.01 

.00 

13 

14 

11 

.00 

1.1 

.00 

168 

3 

Easton 

G.  P.  Well,  Haskells  Pit 

Tap  in  P.  S. 

0 

5 

5.8 

7 

21 

5.* 

1.6 

10 

2.0 

.00 

.03 

9.6 

11 

13 

.00 

1.1 

.09 

115 

1 

Ames  Gravel  Walled  Well 
Tap  in  P.  S.  Rt  138 

0 

5 

5.9 

11 

31 

9.0 

1.9 

14 

3.0 

.03 

.00 

11 

17 

21 

.00 

2.4 

.01 

1 

Gravel  Packed  Well  #3 

nea  Mill  rta •    lap  in  r%  o. 

0 

10 

13 

21 

5.5 

i  ft 
1.0 

8.0 

1.1 

.03 

12 

9 

13 

.00 

0.6 

.02 

1 

G.  P.  Well  #4,  Rt  138 

0 

0 

6.1 

15 

30 

8.0 

2.5 

15 

1.1 

.03 

.00 

14 

12 

13 

.00 

0.6 

.02 

95 

1 

Parkview  School 

0 

0 

5.8 

7 

21 

5.5 

1.6 

10 

1.9 

.00 

.03 

10 

12 

15 

.00 

1.0 

.20 

108 

1 

26 


1974 

prams 

per 

Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

u 
o 

rH 

o 
o 

"a. 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

•rH 

X 

V 

c 

EL 

I 

t 

•H 

Ifl 
W 
U 

O 

2 

M 

i 

a 
5 

1 

t 

c 

•H 

t/~. 

% 
u 

I— I 
,C 

u 

Ammonia  N 

01 

c 

£ 

•P 

u 

t 

c 

c 

E 

o 

c  o 
o  ^ 

'.  s 

It 

0". 

c 
. 

o 

0 

Sdgartown 

Dug  *  Tubular  Wells, 
Wintucket 

2 

12 

6.6 

8 

7 

1.0 

1.1 

8.7 

0.4 

.24 

.03 

3.5 

3 

13 

.00 

0.0 

.00 

62 

3 

G.P.  Well  #2,  Shurteff  Gas 

0 

3 

5.9 

14 

28 

5.8 

3.2 

19 

3.5 

.03 

.07 

9.0 

13 

26 

.64 

4.6 

.09 

182 

3 

Maehachet  G.  P.  Well, 
Tap  in  P.  S. 

0 

2 

6.1 

8 

8 

1.1 

1.1 

8.7 

0.6 

.02 

.00 

8.5 

3 

15 

.00 

0.1 

.02 

65 

3 

Tap  on  System 

0 

0 

6.2 

9 

10 

1.8 

1.1 

8.3 

0.5 

.09 

.00 

9.0 

3 

10 

.00 

0.1 

.08 

66 

3 

Egrenont 

Goodale  Brook  Reservoir, 
Tap  in  Town 

0 

0 

6.9 

32 

31 

8.8 

2.3 

2.0 

0.2 

.01 

.00 

k.2 

4 

3.1* 

.00 

0.1 

.00 

81 

3 

Erving-Millers  Falls 

Fire  District                Tap  on  System,  in  Erving 

1 

10 

7.1 

26 

29 

8.5 

1.8 

3.3 

1.1 

.28 

.00 

8.2 

10 

5.8 

.00 

0.0 

.11 

85 

3 

Essex 

G.P.  Well  #3,  Chebacco  Lak« 

7 

63 

6.6 

27 

31 

8.2 

2.6 

12 

1.2 

2.6 

0.4 

16 

7 

17 

.09 

0.0 

.05 

125 

3 

Tap  in  Fire  Station 

7 

39 

6.6 

32 

35 

10 

2.3 

12 

1.1 

1.2 

.32 

15 

7 

16 

.06 

0.0 

.16 

131 

3 

Everett 

Tap  in  City  Hall 

1 

17 

6.6 

7 

13 

3.7 

0.7 

6.0 

0.8 

.17 

.00 

2.6 

8 

9.3 

.19 

0.2 

.12 

61 

3 

Pairhaven 

Tubular  Wells  near 
Nasketucket  River 

0 

38 

6.3 

16 

4o 

9.8 

3.7 

11 

2.8 

.15 

.08 

8.2 

21 

14 

.02 

1.4 

.03 

144 

2 

Tubular  Wells  near 
Mattapoisett  River 

1 

11 

6.3 

18 

24 

5.9 

2.2 

12 

2.1 

.61 

.19 

8.1 

3 

14 

.01 

1.2 

.13 

120 

3 

Tap  in  System 

1 

17 

6.2 

18 

30 

7.4 

2.5 

11 

2.2 

.54 

.17 

8.1 

11 

14 

.01 

1.9 

.16 

I2~r 

3 

New  Bedford  Water 

3 

36 

6.8 

22 

25 

6.7 

1.8 

14 

1.3 

0.6 

.09 

3.8 

13 

14 

.03 

1.4 

.09 

1?4 

3 

Fall  River 

North  Watuppa  Pond 

l 

20 

6.6 

10 

15 

4.3 

1.0 

7.0 

0.7 

.07 

.02 

0.8 

11 

11 

.00 

0.0 

.00 

~* 

2 

Noquochoke  P.  S. 
Industrial  Supply 

2 

110 

6.3 

7 

16 

3.6 

1.5 

7.5 

1.2 

.60 

.06 

4.2 

17 

13 

.01 

0.1 

.00 

-8 

2 

City  or  Town 

1974 

Source 

Turbidity 

Color 

"S. 

Millipramr. 

per 

Liter 

~Z  tfl 
C  O 

si 

•  £ 

as 

V, 
01 

| 

0 

6 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

•H 

IT. 

a; 

I 

•i-H 

10 
10 
T3 
4-> 
O 

| 

o 

i/i 

| 

u 

iS. 

C/3 

.c 

c 
I 

m 

Pall  River 

Copicut  Reservoir 

1 

70 

6.3 

6 

8.0 

2.0 

0.6 

3.5 

1.0 

.43 

.14 

0.4 

8.0 

5.8 

.01 

.  00 

45 

? 

Water  Works  Building, 

9l 

Bedford  St. ,  Tap 

12 

15 

6.4 

7 

17 

4.9 

1.0 

8.0 

0.7 

•  23 

.02 

1.2 

10 

12 

.00 

0.0 

.02 

2 

Tap  in  City  Hall 

2 

13 

6.6 

8 

17 

5.3 

1.0 

7.5 

0.7 

.15 

.02 

2.3 

10 

13 

.00 

0.0 

.10 

34 

2 

Falmouth 

Long  Pond,  Raw 

1 

12 

7.1 

9 

9 

l.o 

1.1 

7.7 

0.5 

.02 

.00 

1.0 

4 

10 

.00 

0.0 

.00 

c2 

5 

Long  Pond,  Finished  Water 

Tap  in  P.  S. 

0 

3 

7.0 

Q 
O 

9 

1.6 

1.1 

8.0 

0.4 

.03 

.00 

1.0 

0 

12 

.00 

0.0 

.01 

62 

Tap  in  Town  Hall 

0 

8 

7.0 

11 

10 

2.3 

0.9 

8.0 

0.4 

.06 

.00 

1.3 

1 

12 

.00 

0.0 

.01 

6C 

3 

G.P.  Well  G 

0 

5 

6.1 

18 

17 

3.2 

2.1 

9.0 

0.8 

.0} 

.01 

12 

9 

10 

.00 

0.5 

.00 

34 

1 

G.P.  Well  J 

0 

0 

5.9 

14 

34 

5.0 

5.0 

7.0 

1.2 

.00 

.01 

8.7 

12 

14 

.00 

.02 

Tap  in  Hdqtrs  Building 

0 

5 

6.7 

49 

19 

4.0 

2.1 

25 

1  .0 

.04 

.00 

11 

11 

11 

.00 

0.7 

.05 

\  44 

* 

Pitchburg 

Meetinghouse  Pond  at 

Gatehouse 

1 

lo 

6.9 

9 

1 1 

3.3 

0.6 

5.2 

0.9 

.56 

.01 

1.9 

.0* 

0.1 

.01 

59 

~\ 

Scott  Reservoir  at 

48 

Gatehouse 

1 

16 

6.7 

8 

9 

2.4 

0.6 

4.7 

0.9 

0.4 

.01 

2.9 

6 

6.5 

.01 

0.1 

.00 

Wachusett  Lake  at  Gate- 

hou  se 

2 

32 

6.7 

11 

11 

3.2 

0.6 

12 

1.0 

.47 

.01 

2.1 

6 

19 

.01 

0.0 

.00 

9<t 

t 

Lovell  Reservoir  at  Dam 

1 

13 

6.4 

5 

6 

1.7 

0.4 

4.3 

0.6 

.12 

.05 

h  n 

9 

5 

6 

.00 

0 . 1 

.00 

4\ 

2 

Palulah  Reservoir 

1 

21 

6.4 

6 

•7 

2.0 

0.5 

4.0 

0.5 

.20 

.05 

5.0 

5 

eg 

.01 

0.0 

.CO 

1974 

Milli 

prams 

per 

Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

tl 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

•H 

ir. 
d) 

£ 

I 

% 

10 

o 

| 

I 
I 

Ci 
•H 
i—l 

•H 

u~. 

14- 

C/". 

T 

o 

c 

I 

01 
•p 
c 

u 

I 

c 

1 

£  o 

1 

.  Ho.  of  Samoles 

Cont'd 

Pi  tchburg 

Mare  Meadow  Reservoir 

1 

28 

6.4 

7 

8 

2.2 

0.4 

3.0 

0.5 

.34 

.01 

1.1 

6 

4.3 

.03 

0.0 

.00 

40 

3 

Overlook  Lake 

1 

28 

6.5 

6 

7 

1.7 

5.0 

4.0 

0.5 

.25 

.02 

3.1 

7 

5.8 

.00 

0.0 

.00 

42 

2 

Ashby  Res. 

1 

25 

6.4 

6 

7 

1.7 

0.5 

4.0 

0.6 

.10 

.03 

2.5 

7 

6.8 

.02 

0.1 

.00 

43 

2 

Bickf ord 

1 

20 

6.3 

8 

8 

2.1 

0.5 

2.5 

0.6 

.18 

.05 

2.3 

8 

5.8 

.01 

0.0 

.01 

37 

2 

Shattuck  Res. 

1 

48 

6.2 

7 

7 

1.8 

0.5 

4.0 

0.8 

.35 

.08 

6.5 

7 

6.3 

.01 

0.1 

.0? 

43 

2 

Tap  in  City  Hall  -  LS 

2 

23 

5.9 

6 

7 

1.9 

0.5 

4.5 

0.7 

0.9 

.06 

2.6 

7 

8.5 

.00 

0.0 

1.3 

52 

o 

Tap  at  Wat.  Wks.  Shop  -  HS 

2 

19 

5.9 

8 

9 

2.8 

0.5 

5.0 

0.7 

0.5 

.04 

2.3 

7 

9.0 

.00 

0.0 

.25 

53 

2 

Foxborough 

G.P.  Well  #1  P.S.  #1 
off  Chestnut  Street 

0 

3 

6.3 

25 

37 

10 

2.5 

12 

0.8 

.00 

.03 

12 

13 

20 

.00 

1.5 

.00 

145 

3 

G.P.  Well  #2A  P.S.  #1 
Off  Chestnut  Street 

3 

23 

6.4 

31 

37 

11 

25 

14 

1.0 

1.0 

.54 

11 

14 

21 

.00 

1.7 

.04 

151 

? 

G.P.  Wells  1,  2A,  3.  P.S.I 
Venturi  Pit  Finished 

1 

8 

6.3 

26 

38 

11 

2.5 

13 

0.9 

.09 

.16 

11 

8 

20 

.01 

2.1 

.01 

148 

G.P.  Well  #4  P.S.  #2 
Off  South  Street 

0 

2 

6.1 

13 

19 

b.h 

1.3 

10 

1.0 

.02 

.02 

10 

11 

15 

.00 

1.2 

•  O-7 

100 

G.P.  Well  #5  P.S.  #2 
Off  South  Street 

1 

3 

6.1 

15 

20 

5.9 

1. 3 

8.7 

0.8 

.06 

.04 

10 

13 

11 

.00 

O."' 

.30 

G.P.  Well  06  P.S.  #2 
Off  South  Street 

1 

25 

6.1 

12 

18 

5.0 

l.l 

7.0 

0.7 

27 

.  30 

9.7 

12 

9.5 

.00 

0.^ 

.00 

i 

20 


1974 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

u 

0 

0 

c 

Alkalinity 

tn 

CO 

c 

1 

Calcium 

| 

1 

| 

5 

ir 
t 

g 

c 

v. 

c 

"3 

X 

c 

C 

*- 

t- 

c  c 

5| 
•  p 

CJ  0 

1 

Cont'd 

Poxborough 

G.P.  Wells  4,3,6  P.S.  2 
1st  House  after  Treatment 

0 

5 

6.3 

25 

31 

10 

1.5 

10 

0.9 

.03 

.02 

10 

11 

16 

.00 

0.8 

.20 

121 

3 

G.P.  Well  41  P.S.  #3 
Off  Oak  Street 

0 

0 

6.2 

l7 

32 

10 

1.8 

13 

0.5 

.12 

.04 

11 

10 

20 

.00 

1.2 

.01 

136 

1 

G.P.  Well  #8  P.S.  #3 
Off  Oak  Street 

5 

15 

6.3 

23 

35 

11 

1.9 

13 

0.7 

.40 

.07 

13 

11 

24 

.00 

1.  5 

.01 

1  V 

2 

G.P.  Well  #9  P.S.  ftJ> 
Off  Oak  Street 

0 

8 

6.4 

19 

25 

7.3 

1.5 

9.0 

0.6 

.00 

.01 

13 

7 

17 

.00 

0.9 

.01 

100 

2 

G.P.  WELLS  #7,8,9  P.S.  3 
1st  House  after  Treatment 

0 

3 

6.3 

21 

27 

8.2 

1.6 

11 

0.6 

.03 

.02 

12 

3 

18 

.00 

1.0 

.21 

118 

Tap  in  Town  Hall 

1 

7 

6.3 

25 

32 

9.3 

2.0 

11 

0.8 

.15 

.oft 

10 

3 

17 

.00 

1.4 

.64 

130 

3 

Framingharo 

M.U.C.  Station  -  Tap  in  P.: 
Edge 11  Road 

1 

13 

7.8 

12 

13 

3.6 

0.7 

9.0 

0.8 

.02 

.01 

3.1 

9 

1  T, 

.00 

0.1 

.00 

77 

•' 

M.D.C.  Station  -  Tap  in 
P.S.  Grove  Street 

1 

10 

8.3 

9 

12 

3.5 

0.7 

9.0 

0.7 

.02 

.01 

2.9 

8 

15 

.00 

0.1 

.01 

2 

M.U.C.  Station  -  Tap  in 
P.S.  Elm  Street 

1 

7 

7.5> 

10 

12 

3.2 

0.7 

7.0 

0.5 

.00 

.00 

1.8 

9 

7.0 

.00 

0.0 

.00 

62 

M.D.C.  Station  -  Tap  in 
P.S.  Pleasant  Street 

1 

13 

7.8 

9 

13 

3.7 

0.7 

9.0 

0.7 

.02 

.01 

3.0 

9 

10 

.00 

0.1 

.00 

1  c 

Tap  in  Town  Hall 

1 

15 

8.5 

10 

1^ 

4.0 

0.7 

9.0 

0.7 

.14 

.02 

v  1 

.00 

.00 

2 

G.P.  Well  Rt.  9 
lap  in  r • 0 . 

0 

0 

6.6 

31 

99 

27 

7.0 

73 

3.2 

.00 

.01 

12 

1*0 

.00 

2.9 

.02 

197U 

prams 

",ite>T 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

u 

o 

q 

+j 

■H 
C 
•3 
i— I 

>. 

w 
c 

Calcium 

»H 

| 

5 

W 
TJ 

c 

\s\ 
c 

<r 

I 

c". 

c 
•c 

X 
c 

I 

ra 
i~ 

li 

.  t 

Prank 1  in 

G.  P.  Wells,  Braver  Pd. 

3 

1  2 

6.S 

23 

77 

9.5 

2.2 

24 

1.0 

•  50 

.70 

9.8 

8 

y7 

.02 

0.2 

.  10 

195 

1 

G.  P.  W*ll  M~*>    firove  St 

•          •                             -  t                               **  • 

0 

6  S 

is 

29 

8.7 

1.9 

12 

.00 

.02 

12 

19 

.00 

1.4 

.OP 

IT* 

2 

G.  P.  Well  #4,  Miller  St, 

0 

2 

6.3 

9 

25 

7.7 

1.6 

8.0 

0.4 

,0C 

.05 

10 

10 

lR 

.00 

0.5 

.0"* 

107 

2 

Tap  in  Town  Hall 

2 

8 

6.3 

15 

27 

8.3 

1.6 

12 

0.6 

.28 

.17 

10 

10 

22 

.00 

0.4 

1.3 

128 

Freetown 

Drilled  Well  #1,  Assonet 

Bay  Shores 

10 

60 

7.2 

91 

127 

35 

9.6 

29 

0.6 

4.2 

.15 

15 

33 

85 

.00 

0.0 

.00 

440 

1 

Drilled  Well  §2,  Assonet 

Bay  Shores 

k 

35 

7.5 

88 

127 

35 

9.6 

30 

0.7 

2.0 

.18 

15 

32 

80 

.00 

0.0 

.00 

460 

1 

Tap  on  System,  Assonet 

Bay  Shores 

8 

60 

7.6 

92 

126 

35 

9.5 

30 

0.7 

4.7 

.19 

15 

38 

85 

.00 

0.0 

.00 

440 

1 

Gardner 

Crystal  Lake  Near  P.  S. 

0 

10 

6.8 

8 

19 

6.0 

0.9 

10 

1.5 

.05 

.0^ 

2.8 

9 

17 

.00 

0.0 

.03 

98 

1 

Perley  Brook 

2 

35 

6.1 

2 

9.0 

2.6 

0.4 

3.0 

0.8 

.40 

.07 

2.2 

9 

6.0 

.00 

0,0 

.00 

. 

1 

Tap  in  City  Hall 

0 

10 

6.9 

10 

20 

6.7 

0.8 

9.0 

1.7 

.10 

.02 

3.2 

8 

17 

.00 

0.1 

.  8^ 

99 

1 

Gardner  State  Hos. 

Tub.  Wells,  Tap  in  P.  3. 

0 

"5 

^.9 

9 

18 

5.* 

1.0 

5.0 

0.6 

.0? 

.01 

10 

11 

8.2 

.00 

0.1 

.^0 

75 

7 

Tap  in  Adm.  Bldg. 

0 

3 

5.8 

10 

18 

5.4 

1.0 

5.0 

0.6 

.04 

.02 

10 

11 

7.3 

.00 

0.1 

.70 

77 

7, 

Georgetown 

Metcalf  G.  P.  Well 

G.  P.  Well  #2,  Marshall 

0 

22 

6.4 

27 

39 

11 

2.5 

8.3 

1.1 

.60 

.63 

15 

lR 

15 

.03 

0.E 

.04 

IV' 

7 

Well 

0 

5 

6.9 

52 

65 

19 

4.3 

7.  J 

1.4 

.10 

.22 

15 

22 

13 

.03 

0.  1 

.0  ' 

180 

Tap  in  Towr.  Hall 

1 

7 

6.8 

51 

63 

19 

3.9 

7.7 

1.2 

.11 

.01 

14 

20 

13 

.00 

0.  1 

.07 

171 

7 

?74 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

C- 

Alkalinity 

10 

v> 

0) 

i 

Calcium 

•H 

0". 

c 

i 

1 

5 

•p 

c 

2 

fT 

c 

ir. 

i 

u 

'S~. 

i 

6  i 

Is 

E 

Gill-Riverside  W.  D. 

Spring,  Main  St. 

0 

0 

6.8 

26 

36 

10 

2.3 

B.O 

0.8 

.10 

.01 

10 

14 

12 

.00 

1.4 

•  *~ 

i  j8 

Tap  on  System 

0 

3 

6.8 

27 

37 

11 

2.3 

8.0 

0.3 

.06 

.01 

10 

14 

12 

.00 

1.4 

128 

Gill-Mt.  Hermon  Sch. 

Tub.  Wells  off  Gill  Road 

1 

5 

6.4 

12 

19 

5.3 

1.4 

4.0 

0.5 

.10 

.00 

7.4 

12 

2.8 

.00 

0.6 

64 

-> 

Gloucester 

Babson  Reservoir,  Direct 

2 

6.3 

6 

11 

2.2 

1.2 

11 

0.7 

0.8 

.11 

5.6 

12 

17 

.04 

0.0 

.00 

89 

3 

Babson  Res.  Finished 

0 

8 

n  A 
.•  1  .o 

20 

39 

14 

1.2 

11 

0.7 

.04 

.02 

6.3 

23 

21 

.01 

0.1 

.00 

1 5? 

Haskell  Res.  Surface  near 

Gatehouse 

1 

18 

6.6 

5 

10 

2.2 

1.0 

19 

0.7 

.23 

.  ^3 

4.2 

9 

38 

.02 

0.0 

•  05 

141 

3 

Wallace  Res.  Direct 

1 

25 

6.4 

6 

9.0 

1.8 

1.0 

3.0 

0.6 

.20 

.09 

3.2 

10 

11 

.01 

o.c 

.01 

69 

3 

Mag.  Ave.  T.  P.  Raw 

1 

24 

5.6 

6 

8.0 

1.7 

0.9 

11 

0.6 

.25 

.16 

3.6 

10 

18 

.02 

0.1 

.06 

36 

2 

Mag.  Ave.  T.  P.  Finished 

o 

7.1 

q 

h? 

15 

1.0 

15 

0.7 

.00 

.00 

2.1 

36 

25 

.00 

0.0 

.00 

i  on 

Dike's  Brook  Reservoir 

near  Gatehouse 

1 

26 

5.7 

6 

8 

1.6 

0.9 

10 

0.7 

.21 

.15 

2.9 

q 

16 

.01 

0.0 

.0« 

Ps 

Klondike  quarry 

0 

8 

6.3 

9 

14 

3.7 

1.3 

7  7 

1.3 

.05 

.00 

6.1 

10 

12 

.01 

0.1 

.00 

83 

Femwood  Lake 

1 

18? 

5.2 

6 

6 

1.1 

0.5 

6.7 

0.6 

.68 

.05 

4.9 

12 

8.^ 

.00 

0.0 

.00 

60 

* 

Goose  Cove  Reservoir 

3 

72 

5.8 

6 

9 

1.7 

1.0 

7  3 

0.7 

0.8 

.07 

3.0 

■> 

1 1 

.0'- 

0.1 

0^ 

06 

3 

Tap  in  City  Hall 

2 

20 

D.n 

15 

36 

13 

1.0 

1? 

0.7 

•  35 

.01 

a.9 

22 

?2 

.00 

0.  1 

.06 

"1  C.Q 

Gosnold 

Tubular  Welle  before 

Treatment 

0 

j 

6.6 

17 

17 

2.7 

2.5 

17 

1.3 

.05 

.00 

I  3 

*0 

.00 

o.fl 

Tubular  ^ells  after 
treatment,  Jenkins  St. 

0 

7.0 

31 

19 

3. 5 

? 

23 

1.3 

.06 

.00 

14 

8 

31 

.00 

0  8 

1 

1  t*» 

3? 


1974 

Milligrams 

per 

Liter 

,  of  Samnles 

City  or  Town 

Source 

tddity 

o 

calinity 

xlness 

Lcium 

•H 
tfl 

s 
£ 

Sodium 

■H 

t/i 
w 
<c 

c 

ipanese 

T! 
O 

•rH 
r-* 

Lfate 

oride 

ID 

•H 

C 

rrate  II 

iper 

;c .  Cond 
Lcromhos/cm. 

o 

o 

o. 

3 

8 

£ 

2 
t — i 

1 

•H 

CT. 

o 

i — \ 

g 

* 

o 

Z  £ 

o 

Goanold 

Tap  in  Town  Hall 

2 

11 

7.2 

19 

3.2 

2.4 

23 

1.3 

.22 

.00 

1} 

8 

36 

.00 

0.8 

.03 

155 

3 

Dug  Wells,  Millbury  St, 

0 

q 

y 

6.2 

29 

59 

18 

3.4 

36 

3.8 

.04 

.00 

8.9 

20 

68 

.00 

5.3 

.00 

307 

3 

Clva  f*+y~\n   Ua  tor*  Pn 

Ct     P     W*»l  1    M?     East  - 

0 

o 

6.4 

28 

47 

14 

2.9 

20 

2.2 

.05 

.30 

9.4 

12 

40 

.02 

0.3 

.00 

205 

1 

G.  P.  Well  #3,  East  St. 

5 

27 

6.3 

51 

54 

16 

3.3 

29 

3.1 

1.0 

.63 

12 

10 

67 

.09 

0.6 

.02 

270 

3 

Tap  on  System 

1 

15 

6.2 

27 

59 

18 

3.3 

38 

4.0 

.04 

.00 

9.0 

21 

69 

.00 

4.2 

.00 

307 

3 

Grafton-Se.W.  Dist. 

G.  P.  Well  #1  off  122 
Tap  in  P.  S. 

0 

5 

6.0 

8 

16 

5.0 

0.9 

11 

1.2 

.00 

.00 

9.2 

17 

lR 

.00 

1.0 

.10 

107 

3 

G.  P.  Well  #2,  Perry  St. 

0 

j 

6.0 

12 

20 

6.2 

1.1 

19 

2.0 

0.7 

.01 

8.9 

0 

17 

.00 

2.2 

.04 

130 

3 

Tap  on  System 

0 

2 

6.1 

13 

20 

6.4 

0.9 

16 

1  8 

.00 

q  S 

0 

20 

.00 

1.9 

.85 

130 

3 

Granville  Gr.Cen.W.Co.Deep  Tubular  Well,  Tap  in 
Pumping  Station 

1 

r\ 
vj 

•7  P. 

38 

y> 

9.0 

<=•  ( 

3.0 

1.3 

.04 

.00 

14 

5 

3.0 

0.0 

.00 

91 

2 

Springs  4  Collecting  Well 

0 

J 

6  Q 

10 

10 

2.9 

0.8 

2.0 

0.6 

.02 

.00 

9.1 

4 

0.8 

.00 

0.0 

.26 

40 

3 

Tap  on  System 

-K 

J 

7  1 

dd 

OA 

5.3 

1  6 

2.5 

0.9 

.03 

.  Ul 

11 

n  ft 
u.  o 

.00 

n  n 

.  O 

84 

2 

Great  Barring ton  P. 

D.East  Mountain  Reservoir 

1 

? 

40 

42 

9.5 

4  3 

1.3 

1.2 

.04 

.00 

5.3 

9 

1.8 

.01 

0.0 

.01 

103 

3 

Green  River,  Raw 

0 

7.5 

83 

87 

25 

6.7 

4.0 

0.6 

.01 

.00 

3.5 

11 

6.8 

.00 

0.7 

.01 

200 

3 

Tap  on  System 

0 

0 

86 

92 

.25 

7.5 

3.7 

0.6 

.01 

.00 

3.8 

11 

6.3 

.00 

0.7 

.03 

207 

3 

Great  Barrington-Hous. 

W.W.  Long  Pond,  Raw 

1 

10 

7.6 

69 

79 

18 

7.0 

1.0 

0.4 

.03 

.01 

0.4 

10 

1.5 

.01 

0.0 

.01 

146 

2 
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1974 

Milligrams 

per 

Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

as 

B 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

-H 
U) 
<D 
C 

i 

Sodium 

Potassium 

Iron 

0) 
V) 
QJ 

i 

1 

u 

t— I 

•H 

w. 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  tl 

Nitrate  N 

Copper  j 

Spec .  Cond 
(Micromhos/cm. 

,  No.  of  Samples 

Cont'd. 

■ 

Great  Barrington, 

Houe. 

W.W.  Long  Pond,  Finished 

0 

8 

7.6 

72 

77 

19 

7.0 

1.0 

0.5 

.05 

.02 

0.6 

9 

1.8 

.0? 

0.1 

.01 

151 

2 

Tap  on  System 

1 

15 

7.7 

70 

74 

18 

7.0 

1.0 

0.4 

•  03 

.01 

0.3 

10 

1.8 

.01 

0.1 

.00 

148 

2 

Greenfield 

Glen  Brook  Upper  Res. 

1 

16 

7.3 

39 

43 

14 

1.7 

3.3 

1.4 

.06 

.03 

6.0 

11 

5.2 

.04 

0.4 

.00 

111 

3 

Filter  Plant,  Raw  Water 

1 

19 

7.4 

39 

43 

14 

1.7 

3.0 

1.3 

.07 

.04 

60 

10 

4.5 

.00 

0.3 

.0? 

111 

3 

Filter  Plant,  Outlet  of 
Filters 

0 

7 

7.4 

37 

43 

14 

1.7 

3.0 

1.3 

.03 

.02 

6.3 

9 

4.7 

.00 

0.4 

.03 

111 

3 

Dug  Well  near  Green  Riv. 
Tap  in  P.  S. 

0 

17 

7.4 

36 

39 

13 

1.2 

2.0 

1.3 

.05 

.01 

5.5 

8 

2.3 

.00 

0.1 

.00 

94 

3 

Mill  Brook  G.  P.  Well  #1 
Tap  in  P.  S. 

0 

0 

6.4 

18 

51 

12 

5.0 

10 

1.0 

.07 

.06 

10 

16 

29 

.00 

0.7 

.03 

170 

1 

Well  Brook,  G.P.  Well  #2 
Tap  in  P.  S. 

0 

0 

6.5 

18 

24 

5.3 

2.7 

3.0 

0.4 

.00 

.01 

7.2 

7 

6.5 

.00 

1.0 

.03 

72 

1 

Tap  in  Town 

0 

7 

7.2 

36 

40 

14 

1.8 

3.3 

1.3 

.07 

.00 

6.1 

10 

6.3 

.00 

0.4 

.08 

113 

1 

Groton  Water  Co. 

:-G.  P.  Well,  Shattuck  Field 

1 

18 

7.1 

43 

45 

16 

1.6 

5.5 

1.9 

.03 

.68 

11 

10 

7.8 

.10 

0.1 

.01 

125 

2 

Dug  Well,  Tap  in  P.  S. 

1 

5 

7.1 

50 

48 

17 

1.7 

4.5 

1.9 

.01 

79 

11 

6 

7.5 

.16 

0.1 

.01 

125 

2 

Tap  at  Groton  School 

0 

8 

7.2 

44 

48 

17 

1.7 

4.5 

1.9 

.03 

.00 

12 

6 

8.3 

.00 

0.2 

.00 

125 

2 

Groton, W. Groton  W. 

Sup. 

Diet. Tub.  Wells,  Tap  in  P.  S. 

3 

9 

6.5 

25 

49 

14 

3.4 

7.3 

1.1 

.28 

.37 

7.5 

11 

13 

.01 

5.8 

.11 

154 

3 

Tap  on  System 

0 

0 

6.4 

26 

53 

15 

3.6 

8.0 

1.2 

.01 

.24 

7.9 

9 

13 

.00 

6.3 

.44 

160 

2 

1974 

Milligrams 

per 

Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

as 
a. 

•H 

•5 

Hardness 
^ — — _— — 

Calcium 

■H 

Ifi 

<D 

Sodium 

Potassium 

Iron 

0) 

in 

0) 

1 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Mitrate  N 

Copper 

Spec .  Cond 
( Micromhos /  cm . 

,  No.  of  Samples 

Grove land 

G.  P.  Well,  Main  St.  #1 

1 

7 

6.7 

44 

59 

17 

4.1 

6.7 

1.3 

.29 

.05 

14 

20 

11 

.00 

0.4 

.01 

161 

3 

Tap  on  System 

2 

7 

6.6 

52 

80 

24 

5.1 

8.0 

2.4 

.26 

.21 

17 

22 

15 

.00 

0.4 

.03 

210 

2 

Hadley 

G.  P.  Well  #1,  Mt.  Warner 
Road 

0 

7 

7.6 

75 

104 

21 

6.5 

6.7 

1.2 

.01 

.02 

9.2 

41 

10 

.00 

2.3 

.00 

247 

3 

G.  P.  Well  #2,  Mt.Warner  Rc 

.0 

4 

7.9 

77 

96 

28 

6.3 

6.3 

1.2 

.01 

.03 

8.9 

38 

7.0 

.00 

1.6 

.00 

233 

3 

Tap  on  System 

0 

3 

8.1 

74 

103 

30 

6.5 

7.0 

1.2 

.00 

.00 

9.0 

40 

8.7 

.00 

2.4 

.04 

248 

3 

Halifax 

G.  P.  Well  #1, Plymouth  St. 

2 

23 

6.5 

29 

33 

7.6 

3.2 

11 

i.i 

1.5 

.45 

21 

14 

17 

.18 

0.0 

.01 

127 

3 

Tap  in  Town  Hall 

3 

15 

6.7 

32 

33 

8.8 

2.8 

11 

1.1 

0.8 

.42 

22 

13 

17 

.16 

0.0 

.10 

129 

2 

Hani 1 ton 

School  St.  Well 
Tap  in  P.  S. 

0 

2 

6.6 

58 

97 

25 

8.5 

21 

2.2 

.04 

.02 

17 

23 

58 

.00 

2.6 

.01 

337 

3 

Patton  G.  P.  Well 

1 

8 

6.7 

59 

68 

18 

5.7 

11 

1.2 

.15 

.28 

15 

20 

17 

.00 

0.2 

.01 

208 

3 

Caisson  Well,  Pleasant  Pone 

1 

8 

7.5 

L09 

1 

0.3 

0.2 

100 

0.2 

.10 

.00 

13 

14 

20 

.00 

0.5 

.01 

315 

2 

Tap  in  Town  Hall 

0 

2 

7.3 

L08 

121 

37 

7.2 

13 

1.6 

.05 

.00 

14 

22 

21 

.00 

0.8 

1.3 

310 

3 

Hanover 

G.  P.  Well  #1,  Pond  St. 

2 

175 

6.1 

26 

42 

10 

4.0 

25 

1.3 

4.5 

1.2 

14 

25 

70 

.29 

0.1 

.14 

215 

1 

G.  P.  Well  #1, Hanover  St. 

1 

23 

6.3 

16 

46 

12 

4.0 

26 

1.6 

.07 

.02 

14 

25 

55 

.00 

1.3 

.02 

230 

3 

G.  P.  Well  #2,  Hanover  St. 

1 

33 

6.1 

15 

39 

10 

3.1 

12 

0.8 

.09 

.06 

15 

31 

22 

.00 

0.5 

.02 

148 

3 

Tindale,  G.  P.  Well  #1 

0 

3 

6.3 

24 

46 

11 

4.3 

13 

1.0 

.16 

.08 

15 

13 

33 

.00 

1.1 

.06 

168 

3 

Tindale,  G.P.  Well  #2 

3 

43 

6.1 

23 

61 

14 

5.9 

22 

1.9 

1.6 

•  59 

15 

42 

51 

.04 

0.4 

.03 

237 

3 

G. P. Well  #2,  Pond  St. 

2 

300 

6.4 

28 

47 

12 

4.0 

26 

1.5 

6.0 

1.2 

13 

12 

52 

.30 

0.0 

.00 

215 

1 
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1974 

Milligrams 

per 

Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

0. 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

■H 

n 
u 
c 

Sodium 

Potassium 

Iron 

in 
o> 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

<u 

•H 

c 

1 

Nitrate  M 

Copper 

Spec.  Cond 
(Micromhos/cm. 

,  No.  of  Samples 

Cont'd. 

Hanover 

G.P.  Well  #3,  Pond  St. 

3 

250 

6.0 

27 

42 

10 

4.2 

25 

1.3 

8.0 

1.1 

16 

29 

60 

.38 

0.0 

.07 

240 

1 

Tap  in  Town  Hall 

1 

38 

6.0 

15 

42 

11 

3.5 

17 

1.1 

.10 

.03 

14 

27 

42 

.00 

0.9 

.29 

185 

3 

Hardwick,  Water 
Users  Assn. 

Drilled  Wells,  off 
Sessions  Rd. 

0 

0 

7.1 

64 

118 

*3 

2.4 

10 

2.8 

.01 

.00 

11 

26 

33 

.00 

2.1 

.05 

288 

3 

Hardwick,  Wheelwright  Dvn.  Wells,  North  of 
Water  Dist.  Wheelwright 

0 

5 

6.5 

11 

13 

k.l 

0.8 

5.0 

l.l 

.03 

.01 

10 

5 

11 

.01 

0.4 

.06 

68 

2 

Tap  on  System 

1 

0 

6.9 

18 

20 

7.0 

0.6 

3.5 

1.2 

.03 

.01 

11 

4 

9.0 

.00 

0.4 

.08 

72 

2 

Hardwick, Gilbert- 
ville  Water  Dist. 

Tap  on  System 

0 

3 

6.9 

17 

20 

6.5 

0.8 

2.3 

0.7 

.00 

.00 

12 

21 

3.2 

.00 

0.2 

.06 

68 

3 

Harvard 

Tubular  Wells,  Barre 
Hill  Pond 

0 

2 

6.6 

5" 

80 

27 

3.1 

13 

1.2 

.00 

.00 

10 

15 

33 

.00 

0.7 

.00 

237 

3 

New  Drilled  Wells  near 
Routes  110  4  111 

1 

2 

6.2 

15 

24 

7.8 

l.l 

5-0 

1.2 

.08 

.00 

11 

14 

3.7 

.00 

1.2 

.02 

84 

3 

Tap  on  System 

1 

c 
J 

6.7 

^ 

j  j 

80 

P7 
c  1 

3.1 

14 

1 . 2 

.07 

.00 

11 

16 

33 

.00 

0.7 

.08 

238 

^ 

Harwich 

G.P.  Well,  Tap  in  P.S.  #1 
Old  Chatham  Road 

0 

3 

6.6 

15 

18 

k.i 

1.8 

9.3 

0.6 

.01 

.23 

13 

6 

17 

.02 

0.1 

.03 

91 

3 

G.P.  Well,  P.S.  #2,  Old 
Chatham  Road 

0 

0 

6.3 

9 

12 

2.0 

1.7 

10 

0.7 

.01 

.00 

7.4 

3 

19 

.01 

0.6 

.03 

85 

3 

G.P.  Well,  P.S.  #3,  Old 
Chatham  Road 

0 

1 

6.3 

9 

14 

2.1 

2.2 

9.3 

0.5 

.01 

.01 

9.5 

9 

16 

.00 

0.1 

.05 

79 

3 

4  G.P.  Wells,  Old  P.S. 
Old  Chatham  Road 

2 

12 

6.4 

9 

13 

2.0 

1.8 

10 

0.5 

.05 

.03 

8.5 

7 

17 

.01 

0.1 

•  25 

76 

2 

36 


1974 

Milligrams  per  Liter 

>les 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

X 

<x 

Alkalinity 

Hardness 

.  Calcium 

■iH 

to 

0) 

Sodium 

Potassium 

Iron 

0) 
10 

<o 

0 

•iH 
i-( 
•H 

ir. 

Sulfate 

O) 
XI 
•H 

6 

r-l 

6 

(0 

•H 
C 

J 

Nitrate  N 

Copper 

Spec .  Cond 
(Micromhos/ 

,  No.  of  Samr 

Cont'd. 

Harwich 

G.P.  Well  #4 

3 

16 

6.4 

13 

16 

3.1 

1.9 

9.3 

0.6 

.85 

.08 

14 

8 

16 

.02 

0.0 

•  0"5 

QJi 

84 

3 

G.P.  Well  #5,  Town  Korest 

0 

0 

6.3 

10 

9 

1.1 

1.4 

10 

0.5 

.00 

.00 

6.3 

3 

17 

.00 

0.1 

.02 

69 

3 

G.P.  Well  #6,  Town  Forest 

0 

0 

6.1 

7 

8 

1.0 

1.3 

10 

0.5 

.01 

.00 

5.4 

3 

17 

.00 

0.0 

.00 

DO 

3 

G.P.  Well  #7,  Town  Korest 

0 

7 

6.1 

6 

8 

1.0 

1.3 

10 

0.5 

.0) 

.00 

5.8 

3 

17 

.00 

0.0 

.01 

o7 

3 

Tap  on  System 

0 

o 
0 

6.2 

10 

13 

2.3 

1.7 

10 

0.0 

.02 

.02 

9.0 

5 

16 

.00 

U.  ) 

•  11 

1  O 

-* 

j 

Hatfield 

Running  Gutter  Bk  Res. 

0 

17 

7.0 

20 

32 

10 

1.6 

2.7 

1.0 

.02 

.00 

11 

14 

3.7 

.01 

1.9 

.00 

90 

3 

G.P.  Well  at  West  St. 

0 

3 

8.0 

94 

59 

21 

2.0 

21 

1.0 

.03 

.10 

8.1 

14 

.05 

0.0 

.00 

203 

2 

Tap  in  Town 

0 

12 

7.2 

23 

3* 

11 

1.5 

3.7 

1.0 

.02 

.00 

11 

13 

4.8 

.00 

1.9 

.0^5 

97 

3 

Haverhill 

Kenoza  Lake,  Tap  in  P.S. 

1 

10 

6.7 

14 

36 

11 

1.9 

11 

1.3 

.08 

.0b 

'i  Q 

14 

29 

.01 

0.1 

0.9 

3 

Johnson's  Pond,  Tap  in  P.S 

1 

10 

7.0 

21 

35 

11 

2.0 

7.0 

1  .'I 

.07 

.00 

0.9 

13 

13 

.00 

0.0 

1  "7. 

•  13 

115 

-1 

3 

Crystal  Lake  near  Intake 

1 

23 

6.9 

13 

22 

6.7 

1.2 

6.7 

1.4 

.08 

.01 

1.5 

11 

12 

.01 

0.1 

.01 

87 

3 

Millvale  Reservoir,  Tap 
in  Pump  Station 

2 

35 

6.8 

20 

30 

10 

1.5 

8.0 

1.1 

.25 

.01 

3.7 

8 

20 

.01 

.01 

112 

2 

Tap  in  City  Hall 

1 

18 

6.7 

13 

36 

11 

1.9 

11 

1.3 

.20 

.05 

2.5 

14 

22 

.01 

0.0 

.10 

144 

3 

Hingham 

Accord  Pond,  Raw 

1 

13 

6.7 

5 

17 

3.8 

1.7 

21 

0.8 

.17 

.09 

0.7 

10 

51 

.01 

0.0 

.00 

160 

2 

Accord  Brook  Outlet 
Pulling  Mill,  Raw 

1 

238 

6.1 

11 

25 

5.9 

2.6 

12 

1.0 

.71 

.10 

8.6 

22 

22 

.01 

0.3 

.03 

131 

2 

Pi  1 1  t  -i  n  o-   MS  1  1     P    ^  TVoatoH 

ruliing  rim.   r.o.  ,  ireaieu 
Water 

1 

33 

7.0 

30 

61 

20 

2.7 

15 

0.9 

.18 

.24 

9.1 

13 

28 

.01 

0.4 

.01 

215 

2 
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1974 

'•'illipramr- 

Liter 

> 

§ 

5 

O 
\ 

c  0 

City  or  Town 

Source 

Turbidit 

f-, 

0 

<H 

Q 
0 

p 

Alkalini 

w 

(0 

<u 
I 

Calcium 

•H 

0" 
C 

•H 

•H 

</> 
10 

0 

c 

s 

1 

c 
T. 

Q 

c 
| 

4- 

c 

e\ 

•  & 

0  u 

■ 

0 

c 

Cont'd. 

Hinghaa 

G.  P.  Well  #2,  Free  St. Raw 

0 

0 

7.1 

72 

128 

35 

10 

15 

1.5 

.15 

1.9 

14 

61 

23 

.00 

0.5 

.00 

340 

1 

G.  P.  Well  #2,  Free  St. 
Finished 

0 

0 

7.1 

64 

128 

35 

10 

15 

2.2 

.00 

.00 

13 

61 

24 

.00 

0.6 

.20 

350 

1 

G.  P.  Well,  Scotland  St. 

0 

5 

6.7 

36 

71 

14 

8.7 

14 

1.0 

.01 

.06 

18 

51 

18 

.00 

1.1 

.02 

225 

2 

G.  P.  Well  #3,  Free  St. 
Adj.  to  Well  #1 

0 

10 

6.5 

52 

78 

19 

7.5 

16 

1.9 

.00 

.06 

18 

48 

22 

.00 

1.7 

.00 

280 

1 

Tap  in  Town  Hall 

0 

48 

71 

23 

4  1 

16 

1.1 

.09 

.06 

10 

38 

26 

.00 

0.5 

.06 

250 

2 

Hull-Hingha«- 

■Hull 

Tap  in  Town  Hall,  Hull 

0 

16 

6.9 

47 

69 

20 

4.6 

16 

1.1 

.10 

.07 

11 

25 

26 

.oc 

0.6 

.07 

250 

2 

wa  t*r 

Hinsdale 

Belaont  Res.  Direct 

0 

8 

6.1 

5 

6.0 

1.5 

0.4 

0.8 

0.6 

.05 

.08 

3.0 

7 

2.5 

.02 

0.0 

.00 

30 

2 

Tap  in  Kittredge  School 

0 

5 

6 

6.0 

1.6 

0.4 

0.8 

0.5 

.05 

.09 

5.7 

6 

1.8 

.00 

0.0 

.20 

27 

2 

Holbrook 

Randolph  Holbrook  Joint 
Supply,  Tap  on  System 

1 

17 

6.7 

56 

55 

14 

4.7 

27 

2.0 

.08 

.27 

10 

24 

45 

.00 

3.4 

.06 

255 

3 

Holden 

Muschopafcge  Pond,  Direct 

1 

13 

7.2 

10 

17 

4.9 

1.0 

3.5 

1.4 

.01 

.05 

1.4 

11 

8.5 

.02 

0.1 

.03 

59 

2 

Gravel  Packed  Well,  Spring 
Street 

0 

0 

6.2 

13 

20 

6.2 

1.0 

10 

1.8 

.00 

.01 

8.0 

12 

15 

.00 

1.2 

.03 

104 

1 

Two  G.  P.  Wells, 
Quinapoxet  River 

1 

0 

6.5 

12 

18 

5.3 

1.0 

11 

1.2 

.00 

.00 

11 

4 

19 

.00 

0.6 

.22 

96 

2 

Tubular  Wells, 
Quinapoxet  River 

0 

0 

6.5 

11 

18 

5.5 

1.0 

8.0 

1.5 

.00 

.00 

9.8 

7 

13 

.00 

0.2 

.02 

80 

1 

Tap  in  Town 

1 

6  4 

6 

18 

5.5 

1.0 

9.0 

1.4 

.00 

.00 

10 

6 

1? 

.00 

0.5 

3.0 

94 

1 

38 


1974 

Milligrams 

Der 

Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

o 

Q 

O 

a. 

Alkalinity 

Hardness 

■H 
r-l 

O 

•H 

Ifl 
t 

i 

I 

•H 

V) 

in 
03 
\-> 

c 

8 

4) 

in 
SI 

I 

c 

3 

u 

IT. 

0) 

*-> 

n; 

It- 

0! 

•H 
f- 
O 
r-l 

c 

c 

1 

■l-J 

t 
c 

c  c 

1 

CO 

V) 

c 
O 

Holliston 

G.  P.  Well  #1,  Tap  in 
Norfolk  St. 

1 

16 

6.8 

33 

47 

13 

3.6 

13 

1.7 

.12 

.31 

13 

4 

23 

.01 

1.4 

.06 

180 

3 

G.  P.  W«ll  #2,  Maple  St. 

0 

6 

6.5 

25 

35 

9.3 

2.0 

24 

1.5 

.03 

.00 

13 

11 

46 

.00 

1.5 

.01 

210 

3 

G.  P.  Well  #3,  Washington  : 

6 

23 

6.9 

22 

40 

9.5 

3.8 

10 

2.6 

.78 

.20 

17 

20 

18 

•  OS 

0.3 

.10 

158 

2 

G.  P.  Well  #4, Washington  S- 

0 

20 

6.4 

29 

30 

8.1 

2.5 

9.0 

2.0 

.21 

.18 

17 

14 

13 

.02 

0.0 

.01 

124 

"5 

G.  P.  Well  #5,  Central  St. 

0 

3 

6.6 

18 

33 

8.8 

2.6 

13 

1.1 

.01 

.00 

13 

10 

26 

.00 

0.8 

.02 

150 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

8 

6.6 

23 

36 

10 

2.6 

11 

1.7 

.10 

.08 

13 

6 

18 

.01 

0.3 

0.5 

143 

3 

Holyoke 

Wright  4  Ashley  Ponda 

1 

20 

7.3 

25 

30 

8.5 

2.0 

4.0 

0.3 

.08 

.04 

6.2 

10 

5.7 

.00 

0.0 

.03 

85 

3 

Whiting  St.  Res. 

1 

18 

7.3 

32 

45 

13 

2.9 

5.7 

0.3 

.04 

.01 

2.9 

13 

12 

.02 

0.0 

.00 

125 

3 

Hugh  McLean  Res. 

1 

12 

7.3 

10 

13 

3.9 

0.7 

2.7 

0.3 

.04 

.00 

4.6 

6 

6.3 

.00 

0.0 

.02 

46 

3 

White  Res. 

1 

25 

7.3 

14 

14 

4.4 

0.6 

2.0 

0.4 

.09 

.01 

4.3 

6 

4.8 

.00 

0.0 

.00 

42 

3 

Manahn  Res.  Tighe  -  Cansodj 

1 

18 

7.2 

10 

11 

3.3 

0.6 

2.0 

0.4 

.07 

.02 

5.0 

6 

3.7 

.00 

0.0 

.02 

35 

3 

Driven  Wells  off  Rt.  202 

0 

3 

6.9 

29 

30 

7.6 

2.7 

3.3 

0.2 

.03 

.00 

11 

10 

4.5 

.00 

0.0 

.04 

80 

3 

Tay  in  City  Hall 

1 

14 

7.0 

21 

30 

8.5 

1.9 

4.0 

0.3 

•  13 

.03 

5.8 

8 

8.7 

.00 

0.0 

.05 

86 

3 

Hop*  dale 

Tub.  Wells,  Mill  River 

0 

10 

7.4 

82 

33 

10 

2.0 

42 

1.7 

.13 

.06 

13 

18 

16 

.00 

1.3 

.00 

220 

3 

G.  P.  Well,  Near  Mill 

1 

5 

7.3 

73 

17 

4.6 

1.1 

47 

1.1 

0.4 

.20 

11 

10 

19 

.03 

0.2 

.00 

198 

3 

Tap  in  Town  Hall 

1 

12 

7.3 

80 

31 

9.2 

1.9 

38 

1.7 

.15 

.01 

11 

17 

22 

.00 

1.1 

.02 

215 

3 

Hopkinton 

G.  P.  Well  #1,  Pruit  St.Sti 

.1 

3 

6.6 

23 

29 

0.6 

1.9 

12 

1.1 

.07 

.00 

11 

10 

19 

.00 

1.0 

.0* 

129 

3 

10 


1974 

Milligrams 

per 

Liter 

City  or  Town 

■ 

Source 

Turbidity 

Color 

5. 

•H 

•5 

rH 

fO 

Hardness 

Calcium 

•H 

HQ 

£ 
£ 

Sodium 

Potassium 

Iron 

0) 
10 
QJ 

1 

Silica 

Sulfate  J 

Chloride 

Ammonia  N 

N itrate  N 

Copper 

Spec .  Cond 
( M icromhos / cm . 

,  No.  of  Samples 

Cont'd 

Hopkiiv  ton 

G.P.  Well  #2,  Fruit  St. 

1 

7 

6.5 

20 

26 

7.8 

1.8 

11 

1.1 

.10 

.00 

12 

9 

17 

.00 

0.7 

.02 

119 

3 

Tap  on  Systea 

0 

0 

6.5 

25 

31 

9.0 

2.0 

11 

1.1 

.02 

.01 

13 

10 

18 

.00 

1.2 

1.4 

135 

2 

Hudson 

Gates  Pond 

1 

20 

6.9 

11 

20 

5.8 

1.2 

3.0 

1.0 

.06 

.01 

0.9 

12 

6.3 

.03 

o.; 

.01 

71 

3 

Posgate  Brook 

1 

225 

6.6 

9 

33 

11 

1.6 

4.0 

1.0 

•  39 

.12 

10 

26 

6.0 

.02 

0.5 

.04 

94 

2 

G.P.  Well,  Concord  St.  4 
Cranberry  Broek 

0 

3 

6.1 

10 

2k 

6.4 

1.7 

10 

1.0 

.62 

.31 

12 

15 

9.3 

.00 

0.1 

.04 

111 

3 

Kane  Well,  Main  St. 

0 

3 

6.1 

17 

31 

8.8 

2.1 

14 

2.7 

.11 

.03 

14 

0 

21 

.00 

1.7 

.06 

157 

3 

Tap  in  TQwn  Hall 

0 

5 

6.3 

13 

25 

7.3 

1.7 

7.3 

1.3 

.09 

.10 

9.5 

15 

12 

.00 

0.6 

.17 

111 

3 

Hunting-tea  P.D. 

Cold  Brook,  Res.  Direct 

1 

13 

6.8 

16 

18 

4.4 

1.4 

5.0 

1.0 

.07 

.01 

8.4 

10 

8.5 

.00 

0.2 

.35 

69 

2 

Tub.  Wells  near  Westfield 
River 

1 

Ik 

6.7 

12 

14 

3.7 

1.0 

3.7 

0.6 

•  07 

.00 

7.5 

6 

5.3 

.00 

0.1 

.13 

51 

3 

Tap  on  System 

1 

17 

7.2 

11 

11 

2.9 

0.7 

2.0 

0.4 

.09 

.00 

7.3 

4 

2.2 

.00 

0.0 

.07 

37 

3 

Ipswich 

Dow' s  Brook  Res.  near 
Gatehouse 

2 

29 

6.8 

4o 

51 

15 

3.0 

11 

1.0 

.22 

.05 

6.1 

17 

17 

.00 

0.2 

.01 

173 

3 

86X1  Brook  Res.  near 
Gatehouse 

1 

12C 

6.7 

16 

22 

6.0 

1.8 

7.0 

0.7 

.15 

.01 

6.0 

17 

11 

.00 

0.5 

.00 

88 

1 

G.P.  Well,  Mile  Lane 

0 

2 

6.5 

87 

104 

33 

5.2 

14 

1.5 

.01 

.02 

10 

22 

21 

.00 

1.1 

.05 

300 

3 

G.P.  Well,  Brown,  Rt.  1A 

1 

8 

7.5 

150 

155 

49 

8.0 

23 

2.7 

.17 

.21 

9.4 

41 

32 

.00 

0.4 

.03 

437 

3 

G.P.  Well,  Winthrop  Est. 

0 

1 

7.3 

96 

106 

31 

7.3 

13 

1.5 

.05 

.02 

11 

34 

19 

.00 

0.6 

.96 

295 

3 

1.0 


1974 

MilliFrams 

per 

Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

X 
O. 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 


■H 
CO 

£ 

i 

•H 

Potassium  1 

Iron 

<D 
U) 
0) 

I 

Silica 
—  —^—^——1 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N  j 

Mitrate  N 

u 

I 

o 

"O  W) 
C  0 

o  •£ 

O  E 

o  o 
I't. 

,  Ho.  of  Samples 

Cont'd 

Ipswich 

Gr.  Dev.  Well,  Winthrop 
Estate 

3 

-xO 

3° 

7.1 

52 

56 

16 

3.8 

ii 

1.3 

0.7 

.46 

12 

17 

i  o 
lb 

.07 

0.7 

.01 

180 

2 

Tap  in  Town 

1 

20 

7.3 

75 

85 

26 

4.7 

14 

1.5 

.12 

.04 

7.2 

25 

21 

.00 

0.3 

.06 

256 

3 

Kingston 

G.P.  Well  #1  Soule  Pond 

0 

7 

6.5 

15 

12 

2.8 

1.3 

7.0 

0.7 

.10 

.25 

13 

3 

8.5 

.00 

0.1 

.00 

67 

3 

G.P.  Well  #2  South  Street 

0 

10 

6.5 

14 

14 

3.0 

1.4 

7.0 

0.8 

.06 

.10 

13 

3 

12 

.01 

0.2 

.01 

68 

3 

G.P.  Well  #3  Winthop  St. 

1 

9 

6.1 

12 

31 

7.7 

2.7 

31 

1.4 

•  07 

.02 

10 

6 

67 

.00 

1.4 

.05 

220 

3 

Tap  on  System 

0 

0 

6.4 

15 

14 

3.6 

1.2 

7.0 

0.O 

.02 

.06 

13 

3 

11 

.00 

0.2 

.04 

74 

3 

Lakeville 

Drilled  Well 

0 

5 

6.1 

30 

59 

17 

4.2 

14 

1.8 

.02 

.10 

12 

13 

25 

.17 

6.0 

.01 

205 

1 

LaXeville 
Hospital 

G.P.  Well  Raw 

2 

12 

5-9 

17 

37 

10 

3.2 

7.3 

1.9 

.73 

.12 

15 

29 

8.3 

.02 

1.7 

.04 

136 

3 

G.P.  Well  Treated 

1 

10 

6.9 

80 

38 

10 

3.2 

40 

2.1 

.72 

.09 

15 

^0 

9.2 

.02 

7.7 

.03 

235 

3 

Lancaster 

G.P.  Well  Rt.  117 
Tap  in  P.S. 

1 

12 

7.0 

79 

37 

9.6 

3.2 

43 

2.0 

0.7 

.07 

14 

30 

9.3 

.01 

1.7 

.05 

238 

3 

Tap  in  Town 

0 

2 

7.0 

26 

32 

8.7 

2.3 

5-0 

0.6 

.02 

.00 

14 

9 

11 

.00 

0.7 

.04 

101 

3 

Lane sbo rough 

G.P.  Well  #1-Narth  of 
Bridge  Street 

0 

0 

7.4 

200 

191 

60 

10 

4.0 

0.4 

.00 

.00 

4.1 

8 

8.0 

.00 

1.2 

.00 

370 

1 

G.P.  Well  #2  Town  BR.  S. 
of  Bridge  St. 

0 

2 

7.3 

160 

178 

47 

15 

6.5 

1.6 

.00 

.00 

4.5 

12 

9.3 

.00 

0.9 

.03 

340 

2 

Tap  on  Syatesi 

0 

5 

7.5 

183 

191 

56 

12 

5.3 

0.9 

.03 

.00 

4.1 

107 

8.7 

.00 

0.7 

.01 

357 

3 

Lawrence 

Merrimack  River  Intake  to 
Pilter  PI. 

4 

43 

6.8 

15 

18 

5.6 

1.0 

11 

1.4 

.39 

.10 

4.6 

12 

15 

.48 

0.4 

.01 

104 

3 

1*1 


1974 

Milligrams 

per 

Liter 

,  No.  of  Samples 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

cx 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

•rH 

Ui 

1 

Sodium 

•H 

w 
tj 

Iron 

Manganese 

nj 

•H 
i-i 
•H 

Sulfate 


Chloride  j 

Ammonia  N 

Mitrate  N 

Copper 

Spec.  Cond 
(Micromhos/cm. 

Contd. 

Lawrence 

Effluent, Rapid  Sand  Filten 

i  0 

1 

5.* 

6 

24 

7.9 

1.0 

10 

1.4 

.06 

.08 

4.8 

23 

19 

.31 

0.5 

.01 

126 

3 

Outlet  of  Distributing  Res 

0 

8 

6.1 

17 

36 

13 

1.1 

11 

1.4 

.05 

.04 

4.2 

22 

21 

.23 

0.5 

.03 

144 

3 

Tap  at  Central  Station  on 
Lowell  St. 

J. 

xv 

6.7 

i  it 
x^ 

j° 

i.? 

1.1 

XX 

xo 

4  7 

24 

21 

.08 

0.8 

.08 

x^x 

■% 

Tap  at  Law.  Exp.  Station 

0 

3 

6.9 

20 

37 

13 

1.1 

11 

AO 

.11 

.07 

it  f< 

23 

19 

.22 

0.6 

.01 

149 

3 

Lee 

Codding  Brook,  Upper  Rea. 

1 

9 

6.9 

15 

19 

4.9 

1.6 

1.0 

.06 

.05 

Q  A 

9 

1.0 

.01 

0.0 

.02 

48 

3 

Codding  Brook,  Lower  Res. 

A 
U 

XX 

7.2 

1  Q 

c\i 

s  4 

1.6 

u  •  o 

07 

.00 

->.y 

10 

0.8 

.00 

0.0 

.00 

61 

j 

Basin  Pond  Brook 

1 

60 

7.1 

10 

13 

3.9 

0.9 

1.0 

KJ  «  D 

.23 

.02 

4  1 

10 

1.0 

.01 

0.1 

.01 

39 

3 

Washington  Mtn.  Brook  Res. 

1 

58 

7.0 

9 

17 

4.6 

1.2 

1.3 

0.6 

.25 

.02 

4.1 

9 

1.0 

.01 

0.1 

.01 

39 

3 

Tap  in  town  hall 

1 

17 

7.1 

30 

22 

5.8 

1.7 

1.3 

0.6 

.16 

.03 

5.5 

11 

1.0 

.01 

0.1 

.21 

55 

3 

Leicester  U.S. 

Dist.    Drilled  Well  /Jfl,  Tap  in 
P.  S.  Pax ton 

1 

10 

6.3 

24 

37 

12 

1.5 

6.7 

3.1 

.07 

.00 

12 

14 

14 

.00 

2.1 

.01 

132 

3 

m%     i  -1  i  _  j    it  _  -1  i      11/-%       rn  _  _  • 

Drilled  Well  #2,  Tap  in 
P.  S.  Pax ton 

0 

5 

7.1 

67 

70 

25 

1.8 

10 

3.1 

.00 

.02 

11 

21 

14 

.00 

.10 

.00 

203 

2 

W.  S.  Dist.  Drilled  Well 
#3,  Tap  in  P.  S.  Paxton 

1 

3 

7.5 

68 

70 

26 

1.7 

8.0 

2.5 

.03 

.02 

11 

24 

11 

.00 

0.4 

.00 

200 

2 

Ji«  Dandy  Dug  Well, Paxton 

0 

15 

6.7 

19 

25 

7.8 

1.2 

5.0 

2.5 

.02 

.00 

12 

11 

8.5 

.00 

1.3 

.01 

102 

1 

Drilled  Well  #4,  Tap  in 
P.  S. 

0 

5 

7.9 

87 

61 

22 

1.5 

13 

1.2 

.02 

.02 

14 

14 

6.0 

,00 

0.0 

.00 

190 

1 

City  or  Town 

1974 

Source 

Turbidity 

Color 

Milliprams 

per 

Liter 

Spec .  Cond 
(Micromhos/cm. ) 

,  No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

*rH 
(A 

£ 

1 

Sodium 

Potassium  | 

Iron 

1 

cu 
to 

0) 

s 

i 

<c 
0 

•  iH 
rH 
•H 

tr. 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Mitrate  N 

Copper 

Leicester,  Cherry  Valley 

A  Roohdale 

W.D.    Henahaw  Pond,  Direct 

d 

CO 

52 

6.8 

ID 

32 

7.0 

1.2 

12 

2.3 

.18 

.02 

3.5 

9 

21 

•  03 

0.2 

.01 

122 

3 

Henahaw  Pond,  Pinished 

1 

35 

6.6 

13 

23 

6.9 

1.2 

12 

2.3 

.17 

.00 

3.* 

0 
0 

22 

.01 

0.2 

.35 

125 

3 

Tap  on  System 

1 

-wQ 

38 

6.5 

15 

23 

7.1 

1.2 

12 

2.3 

.08 

.00 

3.5 

9 

22 

.00 

0.2 

0.8 

128 

3 

Lenox 

Lower  Root  Reservoir 

Near  Gatehouse 

1 

11 

7.4 

61 

59 

17 

4.0 

1.3 

0.3 

.01 

.01 

2.8 

8 

1.0 

.04 

0.1 

.00 

125 

3 

Woolsey  Res.  near  Gate* 

house 

1 

7 

7.* 

41 

43 

14 

2.0 

1.3 

0.8 

.02 

.01 

4.8 

11 

1.3 

.00 

0.0 

.00 

101 

3 

i  .fa.p  on  System 

1 

13 

7.3 

63 

62 

18 

4.2 

1.3 

0.3 

.13 

.01 

2.9 

9 

1.3 

.00 

0.1 

.12 

133 

3 

Leominster 

Pall  Brook  Res.  Surface 

1 

17 

6.3 

4 

8.0 

2.1 

0.5 

2.3 

0.7 

.09 

.05 

1.6 

6 

4.5 

.03 

0.1 

.01 

37 

3 

Simonds  Pond,  Raw  Water 

1 

15 

5.7 

2 

5.3 

1.6 

0.3 

5.0 

0.3 

.14 

.09 

3.8 

5 

9.0 

.01 

^00 

.01 

48 

3 

Siaonds  Pond,  Pinal  Bff. 

1 

15 

7.6 

9 

1* 

4.9 

0.4 

6.7 

0.4 

.06 

.08 

3.9 

0 

12 

.01 

0.0 

.00 

68 

3 

Dist.  Res.  Near  Gatehous< 

1 

12 

6.4 

4 

5.7 

1.7 

0.3 

2.7 

0.5 

.10 

.04 

5.0 

4 

5.0 

.00 

0.0 

.01 

32 

3 

Wachusett  Res.  MDC 

Clinton 

1 

18 

6.8 

7 

13 

3.8 

0.7 

6.0 

0.8 

.05 

.01 

2.4 

6 

10 

.00 

0.2 

.02 

60 

2 

3  G.  P.  Wells,  S.  Etf 

Corner,  Tap  in  P.  S. 

0 

0 

6.6 

28 

25 

8.0 

1.1 

4.0 

1.3 

.00 

.00 

13 

7 

8.0 

.00 

0.8 

.00 

82 

1 

Tap  in  City  Hall 

1 

17 

7.2 

9 

14 

4.8 

0.4 

6.7 

0.4 

.08 

.03 

3.8 

5 

13 

.02 

0.0 

.00 

69 

3 

Lexington 

Tap  in  Town  Hall 

1 

17 

7.2 

8 

13 

3.8 

0.7 

5.0 

0.8 

.05 

.01 

3.0 

7 

9.2 

.16 

0.2 

.25 

64 

3 

Lincoln 

Sandy  Pond  Near  Gatehae 

1 

7 

6.7 

6 

11 

2.6 

0.6 

4.0 

0.5 

.04 

.10 

0.7 

7 

7.5 

.01 

0.0 

.01 

49 

3 

U  3 


1974 

Milligrams  per  Liter 

,  No.  of  Samples 

City  or  Town 

-  ^.^^^ 
Source 

Turbidity 

Color 

(X 

Alkalinity 

ID 
CO 
<D 

1 

Calcium 

•rH 

10 
0) 

c 

Sodium 

Potassium 

Iron 

QJ 
(0 
0) 

g 

i 

Silica  J 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Copper 

Spec.  Cond 
(Micromhos/cm . 

Cont'd. 

Lincola 

G.P.  Well,  Tewer  Road 
Tap  in  P.S. 

45 

16? 

6.3 

17 

53 

17 

3.0 

10 

1.4 

6.4 

16 

13 

30 

24 

.03 

0.0 

.02 

140 

2 

Tap  in  Town  Hall 

1 

4 

6.6 

11 

11 

3.1 

0.7 

5.7 

0.5 

.05 

.04 

0.8 

8 

7.2 

.00 

0.0 

.48 

61 

3 

Longaeadow 

G.P.  Well  #1,  Bark  Hall  Rd 

0 

3 

7.7 

52 

66 

20 

3-9 

5.0 

0.9 

.00 

.04 

11 

24 

5.0 

.01 

0.0 

.00 

167 

3 

G.P.  Well  #2,  Pondside  Rd. 

0 

2 

8.0 

53 

63 

19 

3.8 

4.7 

0.9 

.00 

.04 

12 

19 

4.5 

.00 

0.0 

.00 

155 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

8 

6.7 

52 

62 

19 

3.5 

4.7 

0.9 

.00 

.00 

12 

21 

6.0 

.01 

0.0 

.02 

154 

3 

Lowell 

Raw  Waten,  Merrimack  River 

2 

43 

6.8 

15 

14 

4.1 

0.8 

8.9 

1.1 

.33 

.04 

5.4 

9 

13 

.55 

0.3 

.07 

86 

3 

Pilter  Effluent 

1 

7 

7.0 

13 

15 

4.3 

0.9 

18 

1.2 

.06 

.04 

5.2 

22 

16 

.31 

0.4 

.02 

131 

3 

G.P.  Well,  Black  Brook 
Tap  en  Main 

1 

30 

6.3 

30 

67 

20 

4.0 

67 

5.0 

.30 

.82 

15 

16 

135 

.07 

1.2 

.02 

500 

1 

Lewer  Black  Brook,  Gravel 
Packed  Wells 

1 

25 

6.3 

29 

67 

20 

4.0 

65 

5.0 

.30 

.83 

14 

17 

135 

.07 

1.2 

.02 

500 

1 

Tap  in  City 

1 

13 

7.3 

17 

15 

)r  £ 

4.6 

0.9 

lo 

1.2 

.06 

.04 

5.1 

22 

lo 

.25 

.03 

1  50 

3 

Deep  Tubular  Well  #1,  Tap 
in  Hospital 

3 

17 

7.0 

90 

122 

42 

4.0 

15 

3-9 

.49 

.01 

16 

42 

34 

.00 

2.9 

.07 

363 

3 

Lowell  General  Hospital 
Deep  Tubular  Well  #2 

2 

9 

7.3 

100 

118 

42 

3.3 

12 

3.7 

.23 

.01 

17 

25 

23 

.00 

2.7 

.10 

333 

3 

Lowell  General  Hospital 
Tap  in  Hospital 

0 

2 

7.1 

92 

128 

45 

3-7 

13 

3.7 

.02 

.00 

17 

21 

28 

.00 

3.2 

.38 

350 

3 

Ludlow 

Tap  in  Town,  Ludlew 

1 

15 

7.3 

12 

15 

4.0 

1.2 

5-0 

1.0 

.02 

.00 

3.0 

11 

8.5 

.01 

0.0 

.02 

74 

1 

Itll 


1974 

Milligrams  per  Liter 

in 

0) 

City  or  Town  Source 

Turbidity 

Color 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

•<H 

10 

Sodium 

•H 

(/) 
03 
+-> 

o 
a. 

Iron 

01 
U) 
<D 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Copper 

Spec .  Cond 
(Micromhos/ 

O 
O 

LnMnbcn                         G.  P.  Well  off  Lancaster 
Ave.  Tap  in  P.  3.  #3 

0 

12 

6.3 

20 

35 

11 

1.5 

13 

2.2 

.12 

.05 

14 

19 

22 

.01 

0.6 

.01 

155 

3 

0.  P.  Well  #1,  Lancaster  A 

0 

2 

6.2 

14 

44 

14 

2.0 

18 

3.3 

.02 

.02 

12 

19 

45 

.00 

0.9 

.02 

208 

3 

G.  P.  Wall  #2,  Lancaster  A 

0 

1 

6.4 

16 

29 

9.0 

1.5 

7.7 

1.4 

.03 

.01 

11 

14 

15 

.00 

0.4 

.01 

114 

3 

Tap  in  Garage 

1 

10 

6.5 

22 

39 

13 

1.5 

12 

2.3 

.11 

.02 

12 

17 

26 

.00 

0.4 

.39 

167 

3 

Lynn                               Breeds  Pond ,  Surf ase  near 
Gatehouse 

1 

48 

7.2 

36 

49 

11 

5.4 

25 

1*9 

.12 

.05 

2.9 

14 

48 

.06 

0.2 

.01 

232 

3 

Hawkes  Pond  near  Gatehouse 

2 

73 

7.2 

56 

68 

13 

8.7 

32 

2.0 

•  31 

.09 

5.7 

17 

59 

.01 

0.4 

.01 

303 

3 

Birch  Pond  near  Gatehouse 

1 

18 

7.3 

23 

35 

8.0 

3.5 

18 

1.2 

.05 

.01 

1.2 

13 

37 

.00 

0.2 

.00 

175 

3 

Walden  Pond y  Surface  near 
Gatehouse 

1 

58 

7.2 

33 

48 

10 

5.3 

24 

1.8 

.22 

.09 

4.2 

14 

48 

.05 

0.3 

.00 

228 

3 

Ipswich  River  at  Intake 

2 

155 

6.8 

19 

36 

11 

2.2 

22 

2.2 

0.6 

.05 

8.2 

19 

41 

.00 

o.3 

.01 

200 

3 

.'kurua  Ri  V(»r  M  t  Tntake  to 

Lynn  Water  Wsrks 

2 

95 

7.1 

61 

72 

13 

9.5 

30 

1.9 

.21 

.02 

5.7 

14 

60 

.01 

0.2 

.00 

303 

3 

Tap  in  City  Hall 

1 

28 

7.0 

32 

50 

11 

5.6 

24 

1.8 

.18 

.05 

4.6 

9 

54 

.02 

0.2 

.41 

242 

3 

Lynnfield  Center  W.D.  Tub.  Wells,  Phillips  Rd. 

0 

18 

7.3 

117 

146 

7.6 

31 

22 

3.1 

.02 

.00 

20 

22 

29 

.00 

4.9 

.09 

370 

3 

0.  P.  Well  #1 

0 

2 

6.7 

34 

62 

12 

7.8 

17 

1.8 

.01 

.00 

12 

19 

42 

.00 

2.3 

.13 

240 

3 

Tap  in  District 

0 

13 

6.9 

68 

91 

11 

15 

17 

2.0 

.01 

.00 

15 

19 

26 

.00 

4.0 

.16 

283 

3 

Lynnfield  W.  D.            Tap  in  District 

1 

8 

7.2 

7 

15 

4.8 

0.7 

7 

0.8 

.12 

.01 

2.8 

6 

13 

.03 

0.2 

.00 

79 

3 

1974 

Milligrams 

per 

Liter 

CO 

<u 

H 

City  or  Town 

Source 

)idity 

Alkalinity 

CO 
(0 
V 

•H 
O 

•M 

10 

1 

i 

•H 

Potassium 

'.anese 

<c 
o 

•  H 

0) 

id 
It-. 

>ride 

■r-\ 

c 

^ate  N 

u 

I 

:.  Cond 
:romhos/< 

o 

^ 

, — | 

cS 

% 

1 

8 

c 
p 
u 

M 

I 

r-l 
•H 

<f. 

1-1 
p 

CO 

u 

r-\ 

f. 

CJ 

V 

•H 

p. 

o 

o 

d 

Maiden 

Tap  in  City  Hall 

1 

20 

6.7 

Q 

o 

13 

3.9 

0.7 

5.3 

0.7 

.25 

.01 

2.7 

8 

10 

.12 

0.2 

.05 

66 

3 

Manchester 

Gravely  Pond 

1 

18 

7.3 

22 

31 

7.5 

2.8 

10 

2.2 

•  08 

.04 

2.0 

19 

18 

.01 

0.0 

.02 

131 

2 

0.  P.  Well  #1 

1 

8 

7.0 

29 

^5 

10 

4.4 

15 

2.3 

.14 

.05 

10 

19 

40 

.00 

0.8 

.04 

178 

2 

Tap  in  Town  Hall 

0 

8 

6.7 

32 

52 

12 

4.9 

16 

2.2 

.08 

.04 

12 

20 

30 

.00 

l.i 

0.6 

203 

3 

Mansfield 

G.  P.  Well  #1,  NR.  Main  PS 

0 

0 

6.2 

11 

17 

4.7 

1.1 

6.7 

0.9 

.02 

.00 

10 

8 

10 

.00 

0.4 

.08 

79 

3 

Dug  Well,  Canoe  River 

1 

30 

6.2 

12 

22 

6.2 

1.6 

9 

1.0 

.24 

.22 

9.3 

9 

17 

.01 

0.6 

.02 

101 

2 

G.  P.  Well  #2,  W.  Manafiel< 

0 

2 

6.3 

15 

31 

8.7 

2.2 

9 

0.9 

.06 

.26 

10 

8 

23 

.00 

0.9 

.08 

131 

3 

G.  P.  Well  #3,  W.  Manafiel< 

2 

10 

6.3 

19 

30 

8.4 

2.1 

10 

0.7 

.64 

0.5 

9 

9 

22 

.04 

0.5 

.06 

131 

3 

G.  P.  Well  #4,  W.  Mansfielc 

3 

15 

6.3 

18 

31 

9.3 

1.8 

9.3 

0.5 

.40 

.51 

10 

6 

24 

.03 

0.1 

.02 

131 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.2 

20 

30 

8.6 

2.0 

10 

0.7 

.02 

.17 

10 

7 

20 

.00 

0.7 

2.1 

13»» 

3 

Marblehead 

Tap  in  W.D.  Office 
5  School  St. 

1 

10 

6.4 

6 

14 

4.2 

0.8 

7.0 

0.7 

.28 

.01 

2.7 

9 

12 

.03 

0.2 

.07 

77 

3 

Marion 

Tub.Wella,  Mary's  Pond  Rd. 
Rochester 

0 

3 

6.5 

16 

19 

4.7 

1.8 

6.3 

1.2 

.03 

.02 

13 

6 

9.0 

.00 

0.0 

.25 

83 

3 

Gravel  Packed  #1,  East 
Well,  Roohester 

0 

6 

6.3 

11 

17 

3.9 

1.6 

9.0 

1.3 

.04 

.06 

9.5 

6 

16 

.00 

0.3 

.07 

93 

3 

Gravel  Packed  Well  #2 
Rochester 

1 

2 

6.3 

21 

19 

4.9 

1.6 

7.3 

1.4 

.11 

.03 

12 

7 

11 

.00 

0.3 

0.8 

91 

3 

Old  Tub.  Wells,  P.  S.  #1 

2 

10 

6.1 

13 

24 

6.2 

2.1 

8 

1.2 

.19 

.04 

9.0 

7 

20 

.01 

0.4 

.25 

121 

3 

197U 

Milligrams 

per 

Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

Alkalinity 

Hardness 

•H 
O 

•H 
(0 
<D 

& 

Sodium 

Potassium 

Iron 

0) 

i 
i 

o 

•H 
i-H 
•H 

U~. 

Sulfate  J 

Chloride 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Copper 

Spec .  Cond 
(Micromhos/cm. 

,  No.  of  Samples 

Cont'd. 

Marion 

Tap  on  Syuten 

o 

■* 

j 

6.2 

22 

5.6 

1.9 

7  7 

07 

.01 

10 

7 

1 

xu 

.  w 

.51 

xux 

5 

Marlborough 

Minna*  Brook  Heeerrolr 
near  Puap  Station 

1 

37 

6.7 

16 

39 

11 

2.7 

25 

2.4 

.19 

.07 

5.9 

22 

49 

.04 

0.3 

.01 

215 

3 

Lake  William*,  near  P.  S. 

1 

25 

6.9 

19 

43 

12 

2.8 

73 

2.6 

.05 

.05 

1.1 

19 

108 

.03 

0.2 

.02 

383 

3 

MTV*      1  n           1      ■   1           Mm       *  *-       —  * 

MIX  Aqueduct,  South  or 
Cedar  Hill  St. 

1 

15 

7.0 

8 

13 

3.8 

0.7 

5.7 

0.7 

.02 

.01 

9  ft 
•c.O 

8 

14 

.00 

0.2 

.01 

65 

3 

Tap  in  City  Oarage,  Neil  S 

[  1 

12 

7.2 

10 

16 

4.8 

0.8 

10 

0.8 

.15 

.00 

o  ft 
•£.0 

9 

17 

.00 

0.2 

16 

87 

3 

Marohfield 

Tubular  Veils,  Mt.  Skirgo 

1 

6.5 

li 

1c 

2.6 

1.2 

1  A 

10 

a  rv 

0.9 

.09 

.01 

13 

a 

15 

AA 

.00 

0.2 

.03 

ftk 

d 

G.P.  Well  #1, Furnace  Brook 

V 

(% 
V 

6.3 

i  ft 

lo 

9.1 

4.5 

23 

1.3 

at 
.01 

.00 

14 

Q 

50 

AA 

oOO 

1.3 

.02 

233 

3 

O.P.  Well  #2,Ptirnaee  Brook 

A 
V 

U 

6.1 

11 

5.0 

2.5 

OA 

1.0 

AO 

.02 

.04 

12 

5 

ai 

1.0 

AO 

•  OZ 

170 

3 

O.P.  Well  #3»  rtarnaee 
Brook,  Main  *  Furnace  St. 

X 

A 

V 

6.6 

1  ft 

51 

9.0 

2.1 

la 
1*» 

1.1 

AC 

.05 

.01 

12 

X 

50 

aa 

e  W 

n  a 

a/; 

159 

c 

O.P.  Well  near  Wheeler  Pit 

0 

3 

6.2 

15 

21 

4.7 

2.2 

11 

0.6 

.02 

.01 

13 

4 

17 

.00 

0.9 

.04 

109 

3 

O.P.  Well,  Cxauley  Pit 
South  RiTer  St. 

0 

3 

6.3 

11 

21 

4.0 

2.4 

10 

0.9 

.03 

.00 

12 

6 

19 

.00 

0.8 

.01 

106 

2 

G.P.  Well  #1,  School  St 

0 

0 

6.3 

16 

32 

7.7 

3.0 

25 

1.4 

.02 

.00 

16 

8 

50 

.00 

0.6 

.10 

180 

3 

Tap  on  Syataa 

0 

0 

6.5 

22 

35 

8.6 

3.1 

20 

1.9 

.01 

.01 

14 

7 

35 

.00 

1.1 

.44 

I8O 

2 

Maahpee 

u.P.  Well  jfl,  nighwaod 
Water  Co. 

1 

3 

6.6 

6 

11 

2.0 

1.5 

10 

0.6 

.09 

.00 

6.8 

5 

15 

.01 

0.3 

.04 

80 

2 

r.  p    u.i  l  Jro    m  ahiwiufi 
w.r.  "en  jr*-,  riignwooa 

Water  Co. 

0 

3 

6.3 

7 

10 

1.8 

1.3 

8.5 

0.7 

.01 

.00 

8.5 

3 

13 

.00 

0.3 

.02 

69 

2 

47 


City  or  Town 

1974 

Source 

Turbidity 

Color 

X 
(X 

Milliprams  per  Liter 

B 
c  o 

fif 

O  O 
CO  ^ 

,  No.  of  Samples 

Alkalinity 

w 
u) 

0) 

Calcium 

•H 

10 

£ 

Sodium 

Potassium 

Iron 

Manganese 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Copper  | 

Cont'd 

Ma ah pee 

Tap  on  System 

0 

2 

6.4 

ie 

13 

3.2 

1.1 

9.0 

1.2 

.01 

.00 

8.4 

3 

13 

.00 

0.3 

.03 

75 

2 

Mattapoisett 

Tubular  Well  Field  #2, 

2.4 

t  .o 

a 

0.0 

.0"? 
.  y 

85 

Mattapoisett  RiTer 

1 

0 

6.7 

21 

f  .o 

Q  ft 

.00 

2 

O.P.  Mall  #3 

8.5 

0.4 

.01 

73 

Mattapaiaatt  River 

0 

9 

6.5 

11 

16 

3.6 

1.7 

6.0 

1.3 

.03 

.00 

9.3 

9 

.00 

3 

G.P.  Well  #4 

8  o 

63 

Mattapoioett  RiTer 

0 

2 

6.5 

11 

13 

Z.O 

1.5 

o»3 

1  o 

7 

1 

.00 

0.2 

.02 

Tap  in  Water  Dept.  Office 

0 

2 

6.4 

16 

19 

*.9 

1.6 

6.3 

l.*» 

a^'X 

•"3 

»uu 

1  A 
11/ 

a 

o  •  u 

net 

o  4 

18 

78 

Maynard 

White  Pond  near  Gatehouse 

1 

8 

6.9 

9 

14 

3.8 

0.9 

O.O 

1.0 

<ou 

O 

1  "7 
•I  ( 

n  n 

V.vl 

•  00 

71 

G.P.  Wall  #1,  Qnirk  Pield 

U 

n 
\J 

6.6 

47 

3.5 

7."*. 

2.1 

.04 

17 

30 

11 

.00 

0.1 

.24 

143 

3 

O.P.  Wall  #2,  Quirk  Field 

2 

10 

6.1 

21 

hn 
W 

11 

3«o 

13 

2.4 

.78 

.07 

16 

33 

20 

.01 

1.0 

.00 

170 

1 

Tap  in  Town  Hall 

1 

4 

6.8 

14 

17 

4.9 

1.1 

9.3 

1.6 

.12 

.01 

2.5 

4 

13 

.00 

0.0 

.24 

85 

3 

Medfield 

O.P.  Well  #1, Charles  R. 

0 

3 

7.2 

42 

53 

14 

h  c 

20 

1.0 

.02 

.00 

13 

15 

34 

.00 

3.0 

.11 

223 

3 

G.P.  Well  #2,  Charles  K 

0 

2 

6.8 

44 

68 

17 

6.0 

23 

1.0 

.01 

.00 

15 

16 

41 

.00 

4.1 

.24 

260 

3 

G.P.  Well  #3,  Elm  Street 

0 

2 

6.2 

41 

34 

8.6 

3.2 

14 

0.7 

.00 

.00 

14 

13 

13 

.00 

0.6 

.01 

142 

3 

Tap  in  New  Town  Garage 

1 

7 

7.7 

51 

52 

14 

4.0 

18 

1.3 

.06 

.00 

13 

14 

28 

.00 

2.0 

.05 

207 

3 

Medfield  -  State 

19 

.00 

1.2 

.03 

199 

Hospital 

Tap  on  System 

1 

4 

8.8 

54 

44 

11 

3.9 

21 

0.9 

.09 

.01 

13 

11 

3 

Medway 

G.P.  Well,  Populatic  St. 

0 

3 

6.8 

30 

46 

12 

3.9 

13 

1.1 

.07 

.01 

15 

14 

23 

.00 

1.4 

.00 

163 

3 

1*8 


1974 

Milliprams 

per 

Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

X 

Alkalinity 

Hardness 


Calcium 

•rH 

Cfi 
<D 
P. 

i 

Potassium 

Iron 

0) 

in 

0) 

1 

<o 
o 

r-i 

•H 

IS. 

Sulfate 

Chloride 


<T3 
•H 
C 

' litrate  N 

Copper 

Spec .  Cond 
(Micromhos/cm. 

,  Mo.  of  Samples 

Cont'd 

Medway 

O.P.  Well,  Tap  in  Oakland 
Street  Pumping  Station 

1 

16 

6.3 

19 

3* 

9.3 

2.5 

13 

1.9 

0.4 

10 

13 

9 

24 

.03 

3.1 

.06 

149 

3 

Tap  in  Town  tiall 

1 

4 

6.7 

31 

48 

12 

3.9 

13 

1.4 

.07 

.01 

17 

14 

23 

.00 

13 

.50 

167 

3 

Methuen 

Tap  in  Town,  Lawrence 
Supply 

0 

3 

7.1 

17 

4l 

14 

1.1 

12 

1.2 

.07 

.02 

4.6 

21 

23 

.04 

0.6 

.00 

150 

3 

Metropolitan 
Sudbury 

Sudbury  Reservoir,  Surface 

1 

27 

7.3 

18 

29 

8.7 

1.9 

18 

2.2 

.08 

.01 

2.1 

12 

28 

.07 

0.2 

.03 

160 

3 

Metropolitan 
P rami ogham 

PraainghatB  Reservoir 

1 

26 

7.3 

20 

29 

8.4 

1.9 

21 

2.1 

.09 

.01 

2.5 

13 

35 

.04 

0.2 

.02 

177 

3 

Metre politan 
Sudbury 

Walkers  Brook  Effluent 

0 

9 

6.8 

29 

50 

15 

2.9 

80 

4.5 

.04 

.06 

5.5 

30 

113 

.02 

1.1 

.01 

450 

2 

Metropolitan 

Chestnut  Hill  Reservoir 

1 

18 

7.1 

13 

24 

6.6 

1.5 

13 

1.5 

.06 

.03 

2.2 

10 

26 

.03 

0.3 

.01 

132 

3 

Weston  Reservoir 

0 

10 

7.0 

8 

13 

3.8 

0.8 

5.0 

0.8 

.02 

.00 

2.4 

6 

8 

.00 

0.1 

.00 

63 

3 

Noruabega  Reservoir 

0 

7 

6.9 

8 

12 

3.6 

0.7 

5.3 

0.8 

.02 

.00 

2.6 

6 

7.7 

.00 

0.1 

.01 

59 

3 

Waschusett  Reservoir  at 

Dm 

1 

10 

7.5 

10 

14 

.67 

6.0 

1.0 

.03 

.00 

2.5 

7 

10 

.01 

0.1 

.02 

69 

3 

Quinapoxet  River,  above 
Dam  at  Oakdale 

1 

*3 

6.9 

8 

15 

4.4 

0.8 

7.3 

1.1 

.11 

.00 

6.5 

9 

12 

.01 

0.1 

.02 

76 

3 

Stillwater  River  just  abov« 
high  water  mark  of  Res. 

1 

33 

6.6 

9 

14 

4.2 

0.8 

5.7 

1.1 

.11 

.01 

5.9 

8 

9 

.01 

o.3 

.00 

69 

3 

Gates  Brook  just  above  Res, 

1 

28 

7.0 

40 

66 

20 

3.6 

42 

3.2 

.14 

.03 

9.5 

19 

91 

.00 

1.9 

.00 

337 

3 

140 


1974 

Milligrams 

per 

Liter 

,  No.  of  Samples 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

X 
(X 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

Mapnesium 

•H 

Potassium 

Iron 

<u 

CO 
0) 

i 

n) 
o 

•r-l 
i-l 

■H 

cr. 

Sulfate 


Chloride 

 -J 

Ammonia  N 

Nitrate  M 

Copper 

Spec .  Cond 
(Micromhos/cm. 

Cont'd 

Metropolitan 

Quabbin  Reservoir 

0 

2 

7.0 

7 

10 

2.9 

0.7 

3.3 

0.6 

.02 

.01 

5 

3.3 

.00 

0.1 

.02 

47 

3 

Ware  River  at  Shaft 

1 

60 

6.6 

6 

10 

2.8 

0.6 

4.0 

0.8 

.34 

.03 

6.2 

7 

5.3 

.00 

0.0 

.00 

48 

3 

Spot  Pond  at  Gatehouse 

1 

8 

6.9 

8 

13 

4.2 

0.8 

6.7 

1.0 

.08 

.00 

2.7 

8 

12 

.03 

0.1 

.07 

80 

3 

lap  at  ouu  wasnington 
Street,  Boston 

1 

15 

7.1 

12 

16 

4.5 

0.9 

8.0 

l.i 

.10 

.03 

7 

15 

.09 

0.2 

.07 

79 

2 

Middlebo rough 

G.P.  Well  #1,  Rock  Village 

e 

0 

6.5 

11 

23 

5.5 

2.1 

20 

1.5 

.03 

.01 

1  ft 

6 

39 

.00 

1.2 

.02 

157 

3 

G.P.  Well  #2,  Rock  Village 

0 

2 

6.3 

9 

20 

4.9 

1.9 

21 

1.7 

.11 

.01 

Q 

6 

40 

.00 

1.2 

.04 

160 

3 

G.P.  Well  #3,  East  Main  St, 

0 

2 

6.3 

16 

27 

7.1 

2.0 

7.0 

1.9 

.15 

.05 

13 

12 

10 

.00 

1.2 

.01 

100 

3 

Dug  Well,  Raw  Water 

4 

6.3 

20 

44 

12 

3.2 

28 

1.9 

.43 

.11 

10 

13 

58 

.00 

2.0 

.00 

243 

■5 

lAig  wen,  n.  urove  oxreex., 
Finished 

0 

3 

6.6 

21 

42 

12 

2.8 

28 

2.2 

.04 

.00 

12 

52 

.00 

2.3 

.00 

237 

3 

G.P.  Well  #4,  Tispaquin 

0 

0 

6.3 

11 

19 

4.7 

1.7 

17 

1.9 

.01 

.19 

10 

6 

34 

.00 

0.7 

.00 

126 

3 

G.P.  Well  #5,  Miller  St. 

1 

6 

6.2 

10 

22 

5.1 

2.0 

18 

1.9 

.06 

.02 

9.3 

7 

33 

.00 

1.3 

.02 

144 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

3 

6.3 

13 

21 

5.4 

1.9 

17 

1.8 

.03 

.07 

11 

9 

29 

.00 

1.1 

.48 

147 

3 

M-i  1  fn~4   U -  4-  „ _   P _ 

nuroro  "tter  ^® • 

Filters 

1 

60 

6.4 

7 

12 

3.3 

0.9 

9.0 

0.8 

.26 

.01 

5.3 

11 

13 

.01 

0.1 

.01 

72 

3 

Charles  River  -  Finished 

1 

40 

6.9 

15 

11 

3.0 

0.8 

9.0 

0.9 

.29 

.03 

4.6 

5 

9.3 

.01 

0.1 

.05 

64 

2 

Tubular  Wells,  Dilla  St. 

9 

50 

6.4 

32 

39 

11 

2.6 

13 

1.6 

2.3 

.70 

13 

9 

29 

.04 

0.2 

.01 

146 

1 

Tap  on  System 

1 

35 

7.1 

22 

13 

3.6 

0.9 

15 

0.9 

.31 

.04 

5.2 

6 

13 

.00 

0.1 

.01 

95 

3 

1974 

Milligrams 

per 

Liter 

,  No.  of  Samples 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

tx 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

DQ 
1 

Sodium 

Potassium 

Iron 

0) 

in 

QJ 
% 

Tj 

u 

■H 

rH 
•H 

or. 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Copper 

Spec .  Cond 
(Micromhos/cm. 

Millbury 

Doe  Wells,  Tap  in  F.S., 
Millbury  St  *  NYCRR 

0 

0 

6.2 

16 

23 

7.0 

1.2 

14 

1.5 

.10 

.38 

9.0 

8 

27 

.01 

0.4 

.04 

126 

1 

G.P,  Well  Oak  Pond 

0 

o 

6.1 

lo 

57 

1  Q 

lo 

3.1 

50 

3.1 

.00 

.17 

11 

17 

e>5 

.00 

1.3 

.OO 

-xAQ 

3 

Jacques  Curre  Well  #1 

0 

3 

6.8 

OO 

3o 

11 

1.9 

°3 

3.7 

•  OA 

.14 

13 

2 

cA 
50 

1  Q 

.10 

2.H 

.01 

331 

3 

Jaeques  Curre  Well  #2 

0 

5 

6.8 

69 

43 

13 

2.3 

Art 
OO 

*.5 

.02 

.40 

13 

0 

Prt 

tA 

1.9 

.02 

330 

1 

G.P.  Well,  Tap  in  P.  S. 
Doritjr  Pond 

0 

3 

6.1 

16 

57 

18 

3.1 

52 

3.2 

.01 

.17 

11 

19 

97 

.00 

1.4 

.09 

368 

3 

Tap  on  Srstea 

2 

12 

6.2 

18 

30 

9.2 

1.7 

21 

1.5 

.26 

.47 

8.4 

7 

4l 

.01 

•.5 

.10 

175 

3 

Millbury,  Maple 
Hillside  Water  Dist. 

Tap  on  System 

0 

• 

7.1 

79 

39 

12 

2.1 

75 

4.6 

.02 

.21 

13 

6 

62 

.49 

2.5 

.05 

360 

2 

Nillia 

G.P.  Well  ffl.  Tap  in  P.S. 

1 

8 

6.7 

35 

69 

17 

6.5 

12 

1.6 

.02 

.00 

lo 

19 

31 

.00 

1.9 

.00 

220 

3 

G.P.  Well  #2,  Tap  in  P.*>. 

0 

16 

6.4 

37 

92 

22 

9.0 

25 

1.9 

.01 

.10 

16 

28 

60 

.00 

1.3 

.01 

333 

3 

Tap  in  Tewn  Hall 

0 

9 

6.6 

36 

70 

17 

6.8 

13 

1.6 

.02 

.00 

16 

21 

32 

.00 

1.8 

1.0 

232 

3 

Monroe 

Phelps  Brook  Res.,  Raw 

4 

15 

6.8 

7 

12 

3.7 

0.6 

2.0 

0.9 

.14 

.01 

4.5 

6 

2.8 

.01 

0.1 

.02 

40 

3 

Phelps  Brook  Res. , 
Finished 

1 

9 

6.8 

7 

12 

3.6 

0.6 

2.0 

0.8 

.05 

.01 

ti  A 

6 

2.2 

.00 

0.1 

.00 

39 

3 

Tap  on  System 

2 

7 

6.9 

6 

13 

4.1 

0.6 

2.0 

0.9 

.10 

.00 

4.4 

6 

3.3 

.00 

0.1 

.00 

44 

3 

Monaon 

G.P.  Well  #2  off  Palmer  Rd 

0 

0 

6.5 

19 

40 

11 

3.0 

10 

2.7 

.02 

.00 

14 

11 

23 

.00 

1.9 

.01 

152 

3 

G.P.  Well  #1,  Toby  Road, 
Bethany  Well 

1 

0 

6.4 

15 

40 

11 

3.0 

14 

3.1 

.05 

.00 

14 

13 

27 

.00 

3.4 

.02 

170 

2 

51 


1974 

Milligrams  per 

Liter 

,  No.  of  Samples 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

•H 

a 
1 

•H 

•c 

& 

Potassium 
_____ — 

Iron 

Manp.anese 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 


Nitrate  M 

Copper 

Spec .  Cond 
(Micromhos/cm. 

Cont»d 
Monsoa 

O.P.  Well  #3,  Bunyon  Road 

0 

3 

6.6 

20 

24 

6.8 

1.7 

5.0 

2.0 

.00 

.00 

15 

9 

8 

.00 

0.8 

.00 

89 

3 

Tap  in  Town  Hall 

o 

0 

6.5 

19 

29, 

8.5 

2.0 

6.7 

2-3 

.00 

.00 

14 

11 

12 

.00 

1-3 

.10 

107 

Mensen  State  Ho»p. 

Tubular  Well a 

0 

0 

6.5 

20 

8.0 

2.2 

7.0 

2.6 

.01 

.01 

21 

12 

12 

.01 

1.0 

.00 

118 

2 

Q.  P.  Well,  Tap 

0 

3 

6.5 

28 

30 

8.2 

2.2 

7.0 

2.3 

.02 

.01 

19 

14 

11 

.00 

0.9 

.01 

116 

2 

Tap  on  System 

1 

3 

6.5 

19 

28 

8.0 

2.0 

6.5 

1.8 

.08 

.02 

18 

12 

10 

.00 

0.9 

.37 

108 

2 

Montagu©  —  Turneri 
Falls  Pire  Dist. 

Lake  Pleasant  -  Direct 

1 

5 

6.4 

6 

8.0 

2.4 

0.5 

3.3 

0.6 

.07 

.02 

5.8 

7 

14 

.02 

0.0 

.00 

4l 

3 

(j.  r.  well,  roian  ram 
Central  St. 

o 

2 

57 

64 

19 

4.1 

4.0 

1.6 

.04 

.21 

11 

17 

6.0 

.00 

0.0 

.00 

155 

3 

Tap  on  System 

o 

j 

7.6 

56 

60 

17 

3.9 

4.0 

1.5 

.02 

.01 

13 

16 

6.0 

.00 

0.0 

.01 

150 

3 

Montague  -  Miller  Palla 

F  *  W  Dist.                   Tap  on  System 

1 

8 

7.4 

19 

29 

8.5 

1.9 

3.7 

1.3 

.36 

.01 

9.0 

10 

5.8 

.00 

0.4 

.08 

85 

3 

Montague  Center  W. 

D.  Springs,  Direct 

0 

2 

7.1 

28 

38 

12 

2.2 

4.0 

0.8 

.03 

.00 

10 

10 

12 

.00 

0.4 

.10 

105 

2 

Tap  on  System 

0 

2 

6.9 

23 

37 

11 

2.2 

4.0 

0.8 

.03 

.00 

10 

10 

11 

.00 

0.4 

.06 

105 

2 

Monterey  Water  Co. 

Reservoir  at  Sandisfield 
Road 

0 

0 

7.4 

77 

84 

17 

10 

5.0 

1.3 

.00 

.00 

3.7 

5.0 

.00 

0.0 

.10 

190 

1 

Drilled  Well  #1 

1 

5 

7.5 

84 

2 

0.5 

1.2 

55 

0.2 

.10 

.00 

6.6 

9 

11 

.00 

0.0 

•  13 

193 

2 

Drilled  Well  #2 

0 

5 

7.0 

96 

104 

22 

12 

6.0 

1.2 

.00 

.00 

7.0 

10 

13 

.00 

0.0 

.00 

240 

1 

Tap  on  System 

1 

5 

7.4 

95 

3.3 

0.8 

0.3 

55 

0.2 

.08 

.00 

6.7 

9 

15 

.00 

0.1 

.23 

223 

2 

5? 


1974 

Milliprams  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

cx 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

•H 

in 
<D 

& 

Sodium 

Potassium 

Iron 

d) 
in 

§ 

i 

Silica 
.  ..  

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Mitrate  N 

Copper 

Spec.  Cond 
( Micromhos / cm . 

,  Mo.  of  Samples 

Nahant 

Tap  in  Tewn  Hall 

V 

OA 

20 

6.4 

a  o 

0.8 

£.  A 

o.u 

0.9 

.07 

.00 

o  a 
2.0 

5 

13 

•  00 

A  "X 

0.3 

AO 
.02 

ftii 

1 

Nantucket,  Siaseonsat 

Water  Diet.                    Dug,  Wells,  Tap  in  P.  S. 

0 

0 

6.7 

21 

oft 
20 

ft  n 

o.7 

l.o 

12 

1.0 

a£ 
.00 

.01 

7.o 

c 
o 

on 
<?0 

•  00 

A  (, 

0.O 

.07 

1  oft 
120 

3 

0.  P.  Well,  Tap  in  P.  S. 

l 

J 

6.8 

2y 

"AC* 

JO 

1.9 

lo 

An 

•oy 

.02 

ft  7 
O.  ( 

Q 
O 

oo 

T  A 
X.U 

»ux 

XH^ 

■x 

J 

Tap  on  Systen 

0 

5 

6.6 

17 

23 

6.3 

1.7 

12 

0.9 

.01 

.01 

7.3 

8 

20 

.00 

0.4 

.19 

117 

3 

Nantucket,  Wannaconnnet                          Treated  Wat. 
Water  Company               Tubular  Wells,  Wyers  Valle; 

'  0 

3 

6.8 

17 

Oil 

24 

2.0 

12 

a  ft 
0.0 

.00 

.00 

c  ft 

5.o 

1 

OT 
2X 

0  U(J 

A  il 

T  A 

.19 

117 

11/ 

~i 

? 

Tap  on  System 

0 

6.9 

10 

23 

e.  a 
o.o 

2.0 

X2 

0.7 

An 
.09 

.00 

C  7 

5.7 

OX. 

2.5 

•  OU 

A  CI 

1  ft 

.  lo 

•x 

J 

Natlck 

Dug  Well,  Sprlngrale 
Tap  in  House 

0 

8 

7.2 

52 

84 

25 

4.9 

26 

2.9 

.02 

.16 

11 

19 

55 

.01 

0.9 

.03 

310 

3 

G.  P.  Well  #3,  Springrale 

0 

2 

7.2 

62 

83 

25 

5.0 

30 

2.9 

.01 

.04 

11 

19 

61 

.00 

0.5 

.01 

327 

3 

0.  P.  Well,  Morses  Pond 
Rogers  Res.  23  Beacon  St. 

1 

5 

6.4 

30 

91 

25 

C  Q 

6.U 

70 

2.2 

.08 

•  lo 

11 

20 

133 

.01 

2.3 

.43 

510 

2 

0.  P.  Well  #1,  Pine  Oaks 

0 

0 

6.6 

55 

94 

25 

7.5 

16 

2.0 

.02 

•  25 

20 

14 

65 

.01 

1.2 

.04 

280 

1 

0.  P.  Well  #5,  Springvale 

0 

0 

7.0 

53 

80 

24 

31 

2.9 

.02 

o£ 

.20 

11 

19 

65 

.01 

0.6 

.00 

323 

3 

0.  P.  Well  #1,  Erergreen  R< 

[  0 

7 

7.0 

40 

85 

28 

5.7 

22 

2.2 

.04 

.00 

11 

19 

65 

.00 

1.4 

.04 

310 

3 

Tap  at  Town  Hall 

0 

5 

7.0 

52 

83 

25 

5.1 

25 

2.6 

.01 

.00 

11 

20 

60 

.00 

1.0 

.01 

310 

3 

Needhaa 

MDC  Tap  in  P.  S. 
Hultman  Aquaduat 

1 

10 

6.9 

5 

13 

3.9 

0.7 

5.3 

0.7 

.05 

.01 

3.0 

8 

10 

.16 

0.2 

.11 

64 

3 

G.  P.  Well  #1,  Tap  in  P.S. 
Charles  Rirer  St. 

0 

10 

6.5 

41 

59 

16 

4.7 

17 

1.4 

.01 

.01 

16 

0 

"5 

.00 

1.0 

.04 

215 

1 

53 


1974 

Milligrams  per 

Liter 

in 
0) 

f-H 

City  or  Town  Source 

ddity 

u 

r\ 

ft 

•H 

.5 

Iness 

Calcium 

•iH 

W 

qj 
I 

Potassium 

',anese 

«a 
0 

•r-\ 

rate 

QJ 
XI 
•  H 

tj 

•rH 
g 

•p 

u 

Spec.  Cond 
(Micromhos/ 

of  Samp 

Turt 

Cole 

3C 
(X 

•  H 
$ 

c 

8 

M 

r-l 
•H 

i/1 

1-1 

to 

Chic 

i 

t 

•  H 

Cop] 

6 

Cont'd. 

Needham                          G.  P.  Well  #2,  Charles  Riv, 

0 

7 

6.9 

53 

67 

18 

5.2 

16 

1.3 

.01 

.01 

16 

12 

31 

.00 

0.7 

.09 

227 

3 

Tap  in  Town  Hall 

c 
0 

01 
<zt 

6.8 

*7 

62 

xo 

5.0 

16 

0.6 

.02 

15 

15 

.00 

0.8 

m 
•  wi 

3 

New  Bedford                  Great  Quitticaa  Poad 

Surface  near  Outlet  to  Lit- 
tle Q  p 

1 

49 

7.0 

7 

10 

2.3 

0.9 

7.3 

0.7 

.12 

•  03 

2.1 

9 

12 

.01 

0.0 

.00 

61 

3 

Little  Quittieas  Pond 

1 

43 

6.9 

5 

10 

2. "5 

0.9 

70 

0.8 

.02 

1.9 

9 

11 

.01 

0.0 

.00 

59 

3 

Long  Pond,  Upper  End 

2 

S7 

j  i 

6.7 

5 

10 

0.9 

9.0 

.35 

.04 

1.9 

9 

14 

.01 

0.0 

.00 

71 

3 

Tap  in  City  Hall 

1 

26 

7.0 

16 

10 

2.6 

0.9 

15 

0-7 

.25 

.03 

2.1 

7 

16 

.00 

0.0 

.10 

96 

3 

New  Braintree  P.  V.      Q>  p>  w#n            of  wine 
Academy  Street 

0 

0 

6.7 

8 

16 

4.3 

l.l 

4.0 

1.7 

.00 

.00 

16 

4 

Q  n 
0.0 

.00 

0.3 

.00 

00 

1 

New  Marlborough,  Mill  Tap  on  Syatea 
RiTer 

3 

15 

7.5 

l42 

158 

32 

19 

*.3 

1.2 

.44 

.01 

7.4 

11 

2.5 

.00 

0.1 

.01 

293 

3 

New  Marlborough,  South- 

fiold  Mater  Trust         Drilled  w*n 

G 

5 

7.7 

152 

161 

35 

18 

2.0 

2.0 

,00 

.00 

7.0 

18 

4.0 

.00 

0.3 

.00 

280 

1 

Springs,  Direct 

0 

5 

7.* 

29 

28 

6.5 

2.7 

1.5 

0.6 

.02 

.00 

0.  1 
0.1 

7 

1.8 

.00 

0.1 

.02 

70 

2 

Tap  on  System 

0 

3 

6.9 

26 

24 

5.5 

2.5 

1.8 

0.5 

•  03 

.01 

7.0 

4 

2.5 

.00 

0.0 

.04 

65 

2 

Newbury                        Tap  on  Distribution 

1 

8? 

7.* 

3* 

56 

16 

3.6 

24 

1.9 

.00 

u  u 

26 

42 

.00 

0.5 

.13 

242 

3 

Newbury,  Byfield  W.D.  8  Inch  Well 

1 

2" 

7.7 

106 

107 

y* 

6.2 

12 

2.1 

.01 

.03 

12 

19 

19 

.01 

0.3 

.00 

262 

3 

Tap  on  System 

1 

2 

8.0 

105 

102 

5.2 

11 

2.1 

.00 

.01 

11 

19 

19 

.00 

0.3 

.01 

262 

3 

Newburyport                   Artichoke  Reservoir,  Raw 

4 

37 

7.1 

28 

81 

24 

5.3 

20 

2.6 

.41 

.02 

5.7 

20 

64 

.00 

0.9 

.23 

297 

3 

5^ 


City  or  Town 

1974 

Source 

Turbidity 

Color 

33 

Milligrams  per 

Liter 

Spec .  Cond 
(Micromhos/cm. ) 

,  Ho.  of  Samples 

Alkalinity 

w 

05 

I 

Calcium 

•H 

U5 

& 

Sodium 

Potassium 

Iron 

0) 
OJ 

1 

Silica 
— 

Sulfate 


Chloride 

Ammonia  N 

Nitrate  M 

Copper 

Cont'd 

Newbury port 

Artichoke  Ressi-voir 

Pi ni shed 

2 

11 

7.6 

33 

50 

14 

3«3 

23 

1.9 

•  35 

.02 

It  Jt 

4.4 

30 

h  r- 

45 

.00 

0.5 

.14 

230 

3 

Old  G.P.  Well  #4  Tap  in 

P.S.  Perry  Rd. 

0 

2 

7.0 

24 

29 

8.3 

2.0 

7.3 

1.9 

.02 

.01 

13 

11 

11 

.00 

0.8 

.04 

110 

3 

New  G.P.  Well  #2  Perry  Rd. 

0 

2 

7.0 

55 

178 

48 

14 

30 

6.0 

.04 

.02 

12 

107 

108 

.00 

1.0 

0.7 

583 

3 

Tap  at  City  Hall 

1 

3 

7.3 

33 

59 

17 

3.9 

23 

2.1 

.11 

.01 

4.9 

36 

43 

.00 

0.6 

.04 

252 

3 

Newton 

Tap  in  City  Hall 

1 

8 

6.9 

9 

14 

4.0 

1.0 

5.5 

0.9 

.09 

.01 

3.0 

8 

9.3 

.19 

0.2 

.09 

65 

2 

Norfolk 

MCI  ft  Wren than  Stat* 

Hospital,  Tap  on  Systea 

0 

5 

6.9 

36 

49 

14 

3.1 

10 

1.0 

.02 

.00 

12 

12 

19 

.00 

0.8 

0.4 

163 

3 

Norfolk  -  MCI 

Tubular  Wells  *  Dug  Well 

0 

2 

6.5 

24 

33 

9.0 

2.6 

5.7 

0.6 

.01 

.01 

12 

11 

8.0 

.00 

0.3 

.02 

103 

3 

G.P.  Well,  New,  Raw 

1 

80 

6.3 

31 

45 

11 

4.4 

6.0 

1.1 

3.2 

.14 

17 

25 

10 

.05 

0.2 

.01 

132 

2 

G.P.  Well,  New,  Treated 

1 

10 

6.8 

52 

100 

11 

18 

6.0 

1.1 

.15 

.09 

15 

24 

11 

.04 

0.2 

.02 

200 

2 

Tap  on  SygteB 

0 

0 

6.5 

44 

37 

9.0 

3.4 

6.0 

0.7 

.04 

.01 

13 

9 

9.0 

.00 

0.3 

.40 

111 

3 

Norfolk 

Pondville  State  Hosp.  Tubular  Wells 

10 

20 

7.0 

23 

67 

15 

7.0 

1.5 

1.0 

.60 

.02 

12 

15 

52 

.01 

0.8 

.06 

225 

1 

G.P.  Well 

0 

0 

7.0 

21 

49 

10 

5.8 

8.0 

0.6 

.01 

.00 

15 

2 

49 

.00 

0.1 

.01 

156 

2 

Tap  on  2yst<,<« 

0 

3 

7.0 

21 

47 

8.5 

6.0 

10 

0.5 

.01 

.00 

17 

4 

32 

.00 

0.1 

.03 

143 

1 

North  Adams 

Notch  Brook  Reservoir 

1 

5 

7.2 

50 

55 

13 

5.4 

0.8 

0.5 

.07 

.01 

3.1 

8 

1.0 

.00 

0.1 

.00 

117 

3 

Broad  Brook  Above  Intake 

0 

17 

23 

25 

5-7 

2.6 

0.8 

0.5 

.01 

.00 

4.5 

7 

0.7 

.00 

0.1 

.00 

60 

3 

55 


1974 

Milligrams  per  Liter 

,  of  Samples 

City  or  Town 

Source 

'bidity 

b 
O 

r— | 

calinity 

rxlness 

•rH 

o 

rH 

>nesium 

| 

•rH 

:assium 

c 

o 

U) 

o 

i-H 

Lfate 

oride 

ro 
•H 

c 

rrate  N 

->per 

;c .  Cond 
Lcromhos/cm. 

| 

a 

o. 

s 

<3 

£ 

o 

0- 

s 

t-H 

^! 

•rH 

cc 

D 
in 

i — i 

u 

1 

•  H 

o 

o 

0 

Cont'd 

North  Adams 

James  Brook  Reservoir 

o 

8 

7-* 

49 

11 

1.0 

0.6 

.02 

.00 

5.2 

8 

1.0 

.01 

0.0 

.00 

107 

3 

Mount  Williams  Reservoir 

1 

12 

7.6 

55 

58 

15 

5.0 

1.0 

0.4 

.0o 

.01 

1.9 

9 

1.3 

.00 

0.1 

.04 

118 

3 

G.O.Weil  #1,  Phelps  Ave. 

1 

0 

7.8 

157 

157 

30 

20 

3.0 

0.8 

.03 

.00 

7.8 

18 

5.5 

.00 

0.3 

.00 

310 

1 

Tap  in  Town  Hall 

0 

3 

7.7 

79 

84 

15 

3.9 

1.7 

0.7 

.08 

.00 

5.1 

11 

2.5 

.00 

0.2 

.10 

162 

3 

North  Andover 

Lake  Cochichewick,  Raw 

1 

26 

7.0 

13 

26 

7.2 

1.8 

10 

1.3 

.07 

.05 

1.1 

9 

19 

.01 

0.1 

.00 

119 

3 

Tap  in  Town  Hall 

1 

23 

7.7 

19 

3C 

8.9 

1.8 

30 

1.2 

.08 

.02 

1.4 

14 

15 

.01 

0.1 

.01 

123 

3 

North  Attleborough 

2  Dug  Wells,  Tap  in  P.S. 
Plainville 

2 

15 

7.5 

60 

42 

13 

2.4 

32 

1.6 

.42 

.13 

9.9 

23 

24 

.01 

0.5 

o.6 

232 

3 

Caisson  Well  #1,  Plainvill 

!  0 

5 

6.3 

18 

28 

8.1 

2.0 

23 

1.7 

.1'"' 

.03 

10 

14 

39 

.00 

l.o 

.03 

193 

3 

Caisson  Well  #2, Plainville 

0 

0 

6.3 

11 

27 

7.3 

2.2 

20 

1.8 

.01 

.03 

7.5 

16 

38 

.00 

1.3 

.03 

180 

3 

Caisson  Well  #3, Plainville 

0 

0 

6.4 

23 

52 

16 

3-0 

13 

1.2 

.00 

.00 

9.0 

30 

19 

.00 

2.5 

.02 

190 

3 

G. P. Well,  Kelly  Blvd. 

0 

0 

7.1 

66 

49 

15 

2.6 

32 

0v9 

.00 

.05 

12 

14 

31 

.00 

0.2 

.01 

243 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

4 

7.3 

57 

36 

10 

2.4 

38 

1.7 

.09 

.06 

8.2 

22 

25 

.00 

1.0 

.38 

238 

3 

North  Attlebo rough 

G.P.  Well,  Nr.  Mendon  Rd. 

0 

1 

6.4 

18 

47 

17 

2.9 

7.3 

0.9 

.04 

.00 

13 

15 

14 

.00 

3.3 

.07 

148 

3 

King's  Grant  Est. 

dater  Co. 

Tap  on  System 

0 

0 

6.5 

26 

52 

17 

2.5 

7.3 

1.4 

.02 

.00 

14 

18 

14 

.00 

3.3 

.24 

162 

3 

North  Brookfield 

Doane  Pond,  near  Gatehouse 

2 

33 

7.1 

13 

14 

3.6 

1.1 

5.0 

1.7 

.39 

.02 

2.3 

12 

8.5 

.01 

0.1 

.02 

66 

2 

1 

28 

7.0 

11 

12 

3.0 

1.0 

3.0 

1.8 

.18 

.02 

1.1 

11 

4.3 

.03 

0.1 

.00 

50 

2 

56 


1974 
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g 

10 
V 

i-H 

C*  T  "tr  r    /""\v"»  TV"tf.7Y~i 

Source 

lidity 

h 
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iness 

•H 

■H 
« 

& 

g 

rtassium 

<D 

m 

0) 

fi 

<fl 

0 

•H 

"ate 

0! 
•O 
•H 

^ 

•rH 

c 

0) 

•p 
ID 

u 

V 

a 

Spec.  Cond 
(Micromhos/ 

O 

^ 

i 

O 
r-j 

1 

c 

8 

fc£ 

r-l 
•H 

i-H 

O 

I 

a 
0 

cS 

X 
(X 

3 

i 

M 

tr. 

3 

6 

>H 

CJ 

O 

Cont'd. 

North  Brookfield 

Tap  in  Town  Hall 

2 

33 

6.6 

14 

13 

3.4 

1.0 

3.0 

1.7 

.52 

.05 

1.6 

13 

3.e 

.02 

0.1 

.74 

61 

2 

North  Reading 

Well  4  Tubular  Wells, 
Skug  River 

0 

9 

6.3 

15 

28 

8.2 

1.9 

13 

2.6 

.36 

.15 

13 

15 

22 

.09 

0.7 

•  03 

140 

3 

G.P.  Well  #1  at  Martin's 
Pond 

1 

17 

6.5 

29 

60 

17 

4.3 

26 

2.7 

.70 

.49 

18 

13 

67 

.13 

1.1 

.07 

271 

3 

G.P.  Well  at  Furbuah  Pond 

2 

27 

6.2 

20 

62 

18 

4.3 

21 

2.4 

0.8 

.53 

15 

20 

58 

.18 

0.2 

.10 

250 

3 

Tap  in  Town  Hall 

1 

30 

6.2 

19 

49 

14 

3.3 

18 

2.1 

1.1 

.42 

14 

18 

41 

.10 

0.3 

.18 

210 

3 

Rehab.  Ctr.  -  Tubular  Well 
Tap  in  P.S. 

1 

0 

22 

6.5 

24 

41 

13 

2.4 

16 

1.6 

.11 

.04 

12 

21 

29 

.02 

1.1 

.04 

182 

3 

Northampton 

Mountain  St.  Reservoir 
Surface  near  Gatehouse 

1 

5 

7.3 

2k 

21 

6.8 

0.9 

2.0 

0.8 

.04 

.01 

6.2 

7 

1.7 

.00 

0.1 

.01 

59 

3 

Roberts  Meadow  Brook 
Reservoir  in  Leeds 

2 

37 

7.1 

16 

18 

5.4 

1.1 

2.7 

0.7 

.22 

.02 

7.5 

7 

2.7 

.02 

0.0 

.01 

54 

3 

G.P.  Well  #1,  off  Rynn  Rd. 

0 

0 

6.8 

29 

38 

11 

2.5 

5.5 

1.1 

.00 

.00 

17 

5 

11 

.00 

1.4 

.04 

116 

2 

Tap  in  Town  Hall 

1 

8 

7.1 

21 

22 

7.1 

0.9 

2.0 

0  7 

.09 

.00 

6.4 

6 

2.3 

.00 

0.0 

.01 

59 

3 

North bo rough 

G.P.  Well,  Tap  in  P.S. 
Brighaa  St. 

0 

3 

6.6 

36 

62 

18 

4.1 

7.7 

3.^ 

.14 

.12 

18 

19 

18 

.02 

3.5 

.06 

183 

3 

New  G.P.  Well,  Lyman  St. 

1 

2 

6.6 

26 

38 

12 

2.2 

8.0 

2.S 

.10 

.06 

13 

12 

15 

.00 

0.7 

.02 

137 

3 

Crawford  St.  G.P.  Well 

0 

1 

6.5 

21 

29 

9.3 

1.5 

7.C 

1.4 

.01 

,0C 

11. 

13 

13 

.00 

0.2 

.00 

109 

3 

lap  in  i own  nan 

0 

o 

D.  ( 

45 

56 

19 

2.4 

7.3 

2.£ 

.01 

.01 

13 

21 

14 

.05 

1.3 

.80 

170 

3 

57 


197U 

Milligrams  per  Liter 

City  or  Town  Source 

Turbidity 

Color 

ex 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

•rH 

<v 

& 
i 

Sodium 

Potassium 

Iron 

w 
0) 

i 

Silica 

Sulfate 

1  Chloride 
... 

ID 
•  H 

Nitrate  N 

Copper 

Spec .  Cond 
(Micromhos/ cm . 

,  No.  of  Samples 

Borthbridge  H.W.  Co.    Tub.  Wells,  2  0.  P.  Wells 
Rockwell  Meadow  Pond 

1 

8 

6.7 

25 

28 

8.6 

1.6 

8.e 

1.5 

.48 

.25 

10 

3 

15 

.05 

0.4 

.03 

108 

3 

Tub.  Veils  at  Cook  Allen 
Res.  Tap  in  P.  S. 

0 

0 

6.3 

6 

8.7 

2.5 

0.5 

3.o 

0.4 

.04 

.02 

7.1 

2 

4.5 

.00 

0.1 

.02 

40 

3 

0.  P.  Well,  Tap  in  P.  S. 
Meadew  Pond 

3 

28 

6.5 

24 

22 

6.8 

1.3 

6.3 

1.4 

1.5 

.48 

13 

4 

11 

.25 

0.1 

.02 

88 

3 

Northbridge  Whit.  W.Co.  Tap  on  System 

1 

1 

6.4 

13 

14 

3.4 

0.9 

4.7 

0.8 

.14 

.08 

8.0 

1 

7.8 

.01 

0.2 

.07 

64 

3 

Northfield  S.  Inc.       Upper  Reservoir  on 
Louisiana  Brook 

1 

9 

6.8 

13 

13 

3.7 

0.8 

1.3 

0.3 

.08 

.01 

7.2 

5 

1.2 

.00 

0.0 

.00 

42 

3 

Northfield, S.  Inc.        Tap  on  System 

1 

7 

7.0 

16 

16 

5.1 

0.9 

1.7 

0.3 

.12 

.01 

7.2 

5 

1.3 

.00 

0.0 

.02 

47 

3 

Northfield,  B.  North- 
field  Water  Co.            Tap  on  System 

1 

10 

6.9 

17 

17 

5.2 

0.9 

1.5 

0.3 

.10 

.02 

5 

1.3 

.00 

V9SJ 

.0) 

kA 

fo 

d 

Norton                          G.  P.  Well  #1,  Tap  in  P.S. 

Pine  Street 

1 

2 

6.6 

20 

28 

7.1 

2.5 

7.3 

l.i 

.15 

.61 

15 

17 

10 

.00 

0.5 

.08 

110 

3 

G.  P.  Well  #2,  Tap  in  P.S. 
Pine  Street 

1 

0 

6.4 

14 

18 

4.5 

1.5 

5.5 

0.5 

.50 

.03 

14 

9 

9.0 

,00 

0.2 

.03 

73 

2 

Norton                           Tap  in  Post  Office 

0 

4 

6.5 

20 

22 

5.8 

2.6 

7.0 

0.8 

.01 

.05 

13 

4 

5.8 

.00 

0.5 

.70 

85 

3 

Norton,  Wheaton  College  Driven  Wells,  Tap  in  P.S, 

0 

1 

6.7 

62 

93 

29 

5.1 

19 

1.3 

.02 

.03 

15 

24 

40 

.00 

3-7 

.24 

317 

3 

Tap  in  Administration  Bldg, 

0 

0 

6.8 

65 

94 

29 

5.1 

19 

l.l 

.00 

.09 

16 

22 

48 

.00 

3.8 

.18 

325 

2 

Norwell                          G.  P.  Well  #1,  South  St.W. 

0 

0 

6.1 

16 

44 

10 

4.6 

100 

2.0 

.05 

.04 

13 

12 

150 

.00 

0.5 

.00 

490 

1 

Gravel  Develop  Well  #2 
Grove  Street 

0 

2 

6.6 

18 

23 

4.9 

2.6 

8.0 

0.5 

.01 

.02 

14 

9 

11 

.00 

0.5 

.00 

94 

3 

S8 


City  or  Town 

1974 

Source 

Turbidity 

Color 

cx 

Milligrams  per 

Liter 

Spec.  Cond 
(Micromhos/cm. ) 

,  No.  of  Samples 

Alkalinity 

10 

n 
| 

Calcium 

•H 

V, 
01 

c 

K 

Sodium 

 __] 

Potassium 

Iron 

Manganese 

o 

•H 

1-1 

•H 

<r. 

Sulfate  | 

Chloride 

•H 

c 

I 

Nitrate  N 

Copper  | 

tont  q • 

^  •»  i 

ft     n    y«i  l   U nmm  q+ 
vi*   u*   wo ix  Wsi  urvTu  ox* 

0 

3 

O.  1 

13 

"XT 
J*- 

7.1 

18 

1.0 

.02 

.00 

10 

14 

29 

1.1 

.02 

165 

3 

G.  D.  Veil  #4,  Ridge  Hill 

Road 

0 

7 

6.0 

16 

62 

15 

6.0 

33 

1.4 

.01 

.04 

13 

17 

66 

.00 

3.8 

.00 

297 

3 

0 

2 

O.l 

12 

^o 

8,7 

J' J 

14 

1.1 

.01 

.02 

11 

15 

42 

(\r\ 

2.2 

.00 

210 

3 

G.  P.  Well  #6,  South  St. 

Bast 

0 

2 

6.2 

12 

33 

7.7 

3.3 

27 

0.9 

.10 

.14 

10 

11 

53 

.01 

0.0 

.02 

215 

3 

Tap  on  System 

1 

0 

6.5 

21 

39 

12 

2.5 

13 

0,9 

.09 

.01 

12 

13 

25 

.00 

1.0 

.35 

163 

2 

niA*  ,    lap  un  oy  a  oem 

4 

30 

O.  1 

10 

5.0 

-•-O 

10 

1.5 

.30 

.06 

2.2 

20 

0.2 

.53 

108 

1 

Oak  Bluffs 

Springs  Direct  from  Puap 

Well 

2 

15 

6.7 

13 

9 

2.0 

1.0 

7.0 

0.7 

1.3 

.03 

11 

7 

12 

.00 

0.2 

.00 

70 

1 

G.  P.  Wells  -  5  Wells 

4 

10 

6.7 

11 

10 

2.4 

1.0 

7.0 

0.8 

0.7 

.05 

11 

4 

10 

.00 

0.2 

.02 

65 

2 

Station  #2,  Pans  Ne«k  Road 

0 

0 

6.5 

7 

9.0 

1.5 

1.2 

8.5 

0.8 

.13 

.00 

8.2 

0 

14 

.00 

0.2 

.04 

72 

2 

Tap  in  Water  Dept.  Office 

0 

0 

6.5 

11 

11 

1.9 

1.2 

8.0 

0.8 

.29 

.01 

8.8 

0 

13 

.00 

0.2 

.05 

71 

2 

Orange 

0oolidge  Brook  Reservoir 

1 

48 

6.9 

7 

8.7 

2,3 

0.6 

2.3 

0.6 

.11 

.01 

7.2 

5 

6.0 

.01 

0.2 

.00 

38 

3 

G.  P.  Well  at  Magees  Meadov, 

0 

0 

6.3 

13 

31 

9.0 

2.0 

19 

1.6 

.01 

.11 

11 

7 

49 

.00 

0.5 

.03 

175 

3 

Crystal  Spring 

0 

15 

6.6 

11 

20 

5.6 

1.4 

7.7 

0.9 

.11 

.00 

10 

3 

18 

.00 

0.1 

.00 

92 

3 

Tap  on  System 

0 

2 

6.3 

15 

31 

9 

2.0 

19 

1.6 

.02 

.07 

11 

8 

48 

.00 

0.5 

.32 

178 

3 

Orleans 

G.  P.  Well  #1,  Gould  Pond 

0 

0 

6.3 

7 

12 

1.9 

1.6 

11 

0.8 

.01 

.05 

8.6 

2 

19 

.00 

0.0 

.00 

87 

3 

ii.   r.   Well  ff'- 1   vjOUICj  ronu 

0 

0 

00 

8 

1.9 

l.O 

11 

0.7 

.00 

.00 

9.5 

2 

20 

0.0 

.01 

90 

3 

59 


1974 

Milligrams 

per 

Liter 

,  No.  of  Samples 

City  or  Town  Source 

Turbidity 

Color 

X 
(X 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

•rH 

U3 

& 

Sodium 

Potassium 

Iron 

Manganese 

o 

■iH 

l-H 
•r\ 

V. 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Copper 

Spec.  Cond 
(Micromhos/cm. 

Orleans                          G,P.  Wall  #3,  Gould  Pond 

0 

0 

6.3 

8 

12 

1.9 

1.8 

11 

0.7 

.00 

.00 

9.3 

0 

19 

.00 

0.0 

.01 

89 

3 

Tap  In  Town  Hall 

0 

0 

6.2 

9 

12 

2.0 

1.6 

11 

0.7 

.01 

.04 

8.2 

0 

18 

.00 

0.0 

.10 

87 

3 

Oxford                          G.  P.  Well  #1,  Wellington 
Brook  ft  Rt  12 

0 

0 

6.5 

29 

53 

17 

2.5 

11 

3.0 

.00 

.00 

12 

2b 

.01 

1.9 

.10 

175 

1 

G.  p.  Wall  #2,  Wellington 
Brook  *  Rt  12 

0 

3 

6.4 

27 

55 

18 

2.5 

11 

3.0 

.00 

.00 

14 

27 

.00 

1.9 

.10 

175 

1 

G.  P.  Well,  Nelson  Rd.  ft 
French  River 

0 

0 

6.9 

24 

23 

7.0 

1.1 

4.0 

2.0 

^00 

.00 

12 

2.0 

.00 

0.2 

.00 

£Q 
OO 

1 

Tap  on  System 

0 

0 

6.5 

30 

53 

17 

2.4 

11 

3.0 

.02 

.00 

12 

26 

.00 

l.o 

.25 

175 

1 

Palmer  Pire  Diet.  #1    Graves  Brook  Upper  Res. 

1 

16 

7.0 

9 

1  h 
1* 

4.0 

0.9 

2.7 

0.7 

.14 

.01 

8.3 

c 

nn 
•  uu 

u.  u 

cn 

!X 

■x 

J 

Graves  Brook,  Lever  Res. 

1 

8 

7.0 

12 

15 

4.2 

0.9 

2.7 

0.7 

.19 

.00 

10 

4 

5.7 

.00 

0.0 

.00 

51 

3 

19  Tub.  Wells  ef f  Salem  St, 

0 

0, 

6.8 

28 

^3 

11 

4.0 

7.0 

2.6 

.01 

.00 

21 

13 

15 

.00 

1.4 

.01 

146 

3 

G.  P.  Well,  Salem  St. 

1 

7 

6.8 

25 

29 

6.8 

2.7 

5.0 

2.6 

.21 

.03 

i  o 

18 

6 

6.0 

.07 

1.4 

.01 

85 

2 

Tap  on  System 

0 

7 

6.8 

17 

24 

6.4 

1.9 

4.3 

1.5 

.14 

.00 

1*. 

9 

10 

.00 

0.6 

.11 

88 

3 

Palmer,  Thorn.  F  ft  WD  Hamilton  Rea.  Direct 

1 

20 

6.8 

13 

27 

7.5 

2.0 

18 

1.9 

.16 

.03 

12 

6 

44 

.01 

0.2 

.00 

165 

3 

Tap  on  System 

1 

12 

9.1 

4l 

45 

17 

1.0 

17 

2.0 

.30 

.00 

11 

5 

40 

.00 

0.2 

.28 

220 

3 

Palmer,  Bondaville       Gravel  Developed  Well  off 
West  Street 

0 

0 

6.3 

23 

33 

9.1 

2.4 

5.0 

2.8 

.00 

.Ox 

16 

12 

12 

.00 

1.2 

.01 

114 

1 

Tap  on  System 

0 

0 

6.5 

27 

35 

10 

2.5 

5.0 

2.8 

.00 

.01 

15 

9 

13 

.oq 

1.2 

^12 

118 

1 

1974 

Milliprams  per  Liter 

Source 

)idity 

o 

.kalinity 

iness 

ilcium 

ipnesium 

•H 

•rH 

tn 
HJ 

•H 

o 

>anese 

o 

•  H 

fate 

iride 

snia  N 

■ate  N 

r  , 
W 

| 

Cond 
:romhos/cm. 

of  Samples 

c 

8 

r-l 
•H 

r-H 

a 

u 

£ 

a 
o 

c  s 

6 

8 

3! 
(X 

-r* 

a 

a 

s 

Pu 

M 

i 

IT. 

f. 

U 

•H 

o 

Cont'd. 

Palaer,  Three 

Rivers    G.  P.  Well,  Tap  in  P.  S. 
Oak  Street 

0 

6.7 

22 

3* 

9.7 

2.3 

5.0 

2.8 

.05 

.20 

15 

13 

6.0 

.04 

1.7 

.01 

112 

3 

Washed  Well,  Rt.  l8l 

2 

6.8 

23 

36 

10 

2.4 

7.3 

3.9 

.03 

.00 

15 

10 

13 

.00 

1.5 

.00 

136 

3 

Tap  on  Systoa 

0 

6.6 

28 

36 

10 

2.3 

5.7 

3.1 

.04 

.02 

15 

14 

4.3 

.00 

1.7 

3.3 

124 

3 

Paz ton 

Asnebuaskit  Pond  near  Puap 
Station 

18 

6.5 

13 

16 

5.0 

0.8 

15 

1.0 

.11 

.03 

3.6 

d 

18 

.00 

0.5 

.30 

105 

2 

Spring  Basin,  Tap  in  P.  S. 

13 

6.2 

12 

17 

5.2 

0.8 

14 

1*4 

.12 

.04 

6.1 

7 

23 

.01 

0.7 

.41 

121 

3 

Peabody 

Spring  Pond  near  Gatehouse 

28 

7.1 

25 

41 

8.5 

4.6 

27 

2.1 

.06 

.05 

1.1 

15 

68 

.16 

0.6 

.00 

235 

2 

Suntaug  Lake  near  Gatehoust 

2 

40 

7.2 

22 

38 

8.8 

3.7 

23 

1.9 

.10 

.02 

5.4 

18 

48 

.00 

0.6 

.03 

215 

2 

West  Peabedy  Pine  St.  Well 
Tap  in  P.  3. 

0 

5 

6.6 

60 

88 

21 

9.0 

19 

1.9 

.00 

.29 

13 

20 

53 

.06 

1.3 

.04 

300 

2 

West  Peabody,  Johnson  St. 
Well,  Tap  in  P.  S. 

1 

50 

6.8 

79 

101 

27 

8.5 

18 

1.8 

.67 

.93 

15 

20 

55 

.11 

0.6 

.04 

335 

2 

Tap  in  Water  Dept.  Office 

1 

15 

7.0 

23 

42 

8.7 

4.7 

23 

2.1 

.33 

.03 

2.7 

14 

53 

.01 

0.8 

.48 

228 

2 

Pembroke 

G.  P.  Well  #1,  Tap  in 
Pump  Station,  Hobomock 

o 
♦c 

8 

6.7 

33 

6.0 

2.1 

19 

1.2 

.69 

•  x.  el 

15 

Q 

.00 

1  0 

.02 

1  SO 

2 

G.  P.  Well  #2,  Center  St. 

1 

3 

7.0 

51 

22 

5.5 

2.0 

32 

1.0 

.41 

.08 

15 

6 

19 

.00 

0.7 

.01 

183 

2 

G.  P.  Well  #3,  School  St. 

0 

0 

6.8 

33 

29 

5.7 

2.4 

20 

0.8 

.00 

.03 

13 

0 

18 

.00 

1.4 

.15 

153 

2 

Tap  in  Town  Hall 

1 

5 

6.8 

37 

21 

4.9 

1.9 

24 

l.l 

.44 

.07 

13 

7 

16 

.00 

0.5 

1.4 

165 

2 

Tiih  *   G      P     U  11a     Tan  in 

Pump  Sta.  No.  of  Bend. a  Rd. 

0 

2 

6.5 

27 

14 

4.2 

0.7 

3.0 

0.6 

.00 

.00 

10 

3 

3.3 

.00 

0.1 

.02 

49 

3 

61 


1974 

Milligrams 

per 

Liter 

,  No.  of  Samnles 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

a 

•  • 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

•rH 

10 

Sodium 

Potassium 

Iron 

0) 

m 

0) 

§ 

i 

0 

•H 
rH 
•H 

ir. 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Copper 

Spec.  Cond 
( M icromhos / cm . 

Cont'd. 
Pepperell 

G.  P.  Well,  Jersey  St.  at 

Groton  Line 

0 

0 

6.7 

3* 

40 

14 

1.2 

5.3 

1.4 

.00 

.00 

10 

7 

9.5 

.00 

0.5 

.00 

118 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

1 

6.6 

32 

33 

7.9 

1.1 

5.7 

1.1 

.07 

.00 

11 

8 

6.5 

.00 

0.5 

1.4 

103 

3 

Pittsfield 

Ashley  Reservoir,  Lower 

1 

22 

7.3 

46 

47 

10 

5.1 

1.0 

0.6 

.06 

.03 

3-3 

12 

1.2 

.02 

0.1 

.01 

105 

3 

Farnham  Reservoir 

1 

40 

7.1 

10 

13 

3.7 

0.9 

1.0 

0.5 

.20 

.09 

3.1 

10 

0.7 

.01 

0.1 

.01 

39 

3 

Reservoir  Ashley  Lake 

1 

12 

7.0 

14 

16 

3.5 

1.7 

1.0 

0.4 

.08 

.01 

0.5 

7 

1.2 

.01 

0.0 

.00 

42 

3 

Sackett  Brook  Reservoir 
near  Intake,  Upper 

1 

23 

7.3 

38 

40 

8.8 

4.2 

1.3 

0.5 

.05 

.00 

3.5 

9 

1.7 

.00 

0.1 

.00 

91 

3 

Cleveland  Reservoir,  Near 
Intake 

1 

27 

7.3 

19 

21 

5.8 

1.6 

2.0 

0.9 

.10 

.03 

3.6 

9 

2.0 

.00 

0.1 

.00 

6l 

3 

Tap  in  Town,  City  Hall 

1 

15 

6.7 

13 

21 

5.8 

1.6 

2.0 

0.9 

.18 

.03 

3.7 

10 

5.7 

.00 

0.2 

.27 

64 

3 

Plainville 

G.  P.  Well  #1  off  Rt  106 

0 

3 

6.6 

14 

29 

8.5 

1.9 

22 

1.6 

.16 

.60 

5.2 

9 

42 

.02 

1.4 

.05 

177 

3 

G.  P.  Well  #2  off  George 
Street 

0 

j 

6.1 

q 

J*  *- 

1.4 

17 

0.8 

.  20 

.21 

4.8 

Q 

27 

.02 

0.7 

.01 

136 

3 

Tap  in  Town  Office 

0 

7 

6.7 

39 

22 

9.0 

2.3 

27 

1.0 

.09 

.18 

8.3 

7 

25 

.01 

0.9 

.30 

192 

3 

Plymouth 

Little  South  Pond  near 
Outlet 

0 

4 

6.9 

6 

6 

0.9 

0.8 

5.0 

0.5 

.02 

.00 

0.6 

5 

6.8 

.02 

0.0 

.02 

45 

3 

Great  South  Pond  near 
Outlet 

0 

1 

6.8 

6 

6 

1.0 

0.8 

5.3 

0.5 

.02 

.00 

l.l 

5 

7.3 

.01 

0.0 

.00 

45 

3 

G.  P.  Well,  Namomet 

1 

0 

6.3 

12 

14 

2.3 

1.7 

10 

0.9 

.20 

.06 

10 

5 

15 

.01 

0.1 

.03 

90 

3 

62 


1974 

Milligrams  per  Liter 

iles 

City  or  Town 

Source 

>idity 

u 

n 

ft 

■H 

•5 

iness 

Calcium 

•H 
10 

<u 

& 
1 

Potassium 

'.anese 

(0 

0 

•H 

•ate 

•v 

(0 

■rH 

c 

■■ate  N 

« 

Spec.  Cond 
( Micromhos > 

0 

Col< 

a. 

Sod] 

Iror 

1 

i-H 

cr. 

Sul1 

Chlc 

P 

■  H 

Copi 

0 

Cont'd 
Plymouth 

G.P.  Well,  Lout  Pond 

2 

13 

6.5 

10 

8 

1.5 

1.0 

0.7 

0.0 

47 

.04 

11 

5 

.02 

0.0 

3 

G.P.  Wall,  Ship  Pond 

0 

0 

6.4 

10 

9 

1.5 

1.1 

7.7 

0.7 

.00 

.00 

11 

4 

11 

.01 

0.0 

.02 

65 

3 

G.P.  Mall,  Federal 
Pumace  Road 

0 

0 

6.4 

13 

10 

1.7 

1.4 

7.3 

0.O 

.02 

9.5 

5 

0.  u 

.01 

0.6 

70 

3 

TAP  in  Town  Hall 

1 

3 

6.5 

10 

7 

1.3 

0.8 

5.7 

0.5 

.17 

.01 

3.5 

5 

7.8 

.01 

0.0 

•  17 

51 

3 

Drilled  Well  Lookout  Point 
Tap  on  System 

0 

0 

6.9 

9 

9 

1.8 

1.0 

7.0 

fr.5 

.00 

.00 

12 

0 

11 

.00 

0.2 

•  01 

Crt 

1 

Drilled  Well,  Naneloc  Hta 

2 

0 

6.6 

9 

11 

2.2 

1.3 

9.0 

0.7 

.10 

.00 

10 

ii 

10 

.00 

0.1 

70 

1 

Drilled  Well  Surfside 
Tap  on  Syetea 

0 

0 

6.4 

10 

10 

2.0 

1.3 

9.0 

0.7 

.05 

.01 

14 

li 

i£ 

.00 

0.1 

Aft 

1 

Drilled  Well,  Bayberry 

4 

5 

6.2 

8 

9 

1.5 

1.2 

8.0 

0.5 

.35 

.00 

10 

k 

12 

.00 

0.1 

.38 

68 

1 

G.P.  Wells,  MCI  Porestry 
Camp 

3 

14 

6.2 

9 

7.7 

1.0 

1.1 

6.0 

0.5 

.39 

.00 

0.7 

3 

8.0 

CM 

0.0 

.35 

50 

3 

Tap  on  System 

4 

17 

6.0 

7 

8.C 

l.i 

1.1 

0.0 

.00 

6.6 

r\ 

ft  ? 

.01 

0.0 

•  1 

49 

3 

Provincetown 

G.P.  Wells,  North  Truro 

0 

2 

6.5 

16 

56 

7.6 

8.9 

63 

2.6 

.09 

.31 

10 

0 

137 

.00 

0.6 

.07 

437 

3 

G.P.  Wells,  South  Hollow 
Sta.  -  North  Truro 

0 

2 

6.6 

11 

22 

3-9 

3.0 

20 

1.1 

.07 

.01 

10 

0 

49 

.00 

0.2 

.30 

163 

3 

Tap,  AduM  Pharmacy 
254  Commercial  Street 

0 

0 

6.6 

12 

33 

4.9 

35 

1.6 

.07 

.08 

1  0 

0 

69 

.  00 

0.3 

.35 

243 

3 

Quincy 

MDC.  Tap  on  System 

1 

17 

6.7 

11 

16 

5.0 

0.9 

7.3 

1.1 

.14 

.01 

2.4 

9 

15 

.05 

3.0 

0.7 

83 

3 

63 


1974 

Milligrams  per  Liter 

,  of  Samples 

City  or  Town 

Source 

•bidity 

o 

i-H 

;alinity 

xlness 

•H 

o 

i-H 

Tiesium 

s 

•H 

:assium 

c 

ip.anese 

o 

•H 
rH 

Lfate 

oride 

HJ 
•  H 
C 

<D 
■H 

E 

■>per 

:c.  Cond 
Lcromhos / cm . 

& 

8 

3 

<S 

8 

£ 

2 

n 

1 

•H 

CO 

3 

CO 

6 

•H 

o 

o 

CO 

0 

Randolph 

Great  Pond,  Raw  Water 

4 

55 

7.0 

22 

30 

7.6 

2.5 

26 

2.5 

10 

•  35 

2.8 

8 

42 

.02 

0.1 

.05 

208 

2 

Great  Pond,  Finish  Water 

1 

13 

3* 

30 

7.6 

2.5 

43 

2.6 

.04 

.11 

2.8 

25 

47 

.00 

0.1 

.06 

248 

2 

G.P.  Woll  #1  South  Street 

1 

3 

6.7 

5* 

68 

16 

7.1 

19 

2.1 

.02 

.31 

17 

18 

31 

.05 

2.7 

.10 

258 

2 

Tubular  Woll a  Donna  Road 

o 

25 

6.5 

29 

55 

4.1 

16 

1.6 

.08 

.3* 

14 

30 

28 

.01 

2.7 

.11 

223 

2 

Tap  in  Town  Hall 

l 

10 

7.3 

3* 

30 

7.8 

2.5 

43 

2.5 

.04 

.06 

3.0 

25 

46 

.00 

0.0 

.07 

250 

2 

Devine  School  -  North 
Randolph 

2 

8 

7.5 

37 

32 

8.4 

2.6 

43 

2.5 

.15 

.16 

2.9 

20 

49 

.00 

0.1 

.20 

255 

2 

Raynham ,  Center 
Water  Dist. 

Caisson  Well  off  Johnson 
Street 

0 

10 

6.1 

9 

13 

1.2 

7  7 
1  •  l 

1.0 

0.6 

.67 

4.0 

9 

10 

.01 

0.9 

•  05 

79 

3 

Caisson  Well  #2  off 
Bin  St. 

1 

20 

o.l 

26 

33 

P  4 

2.8 

1.6 

.20 

.1.  <- 

18 

19 

.04 

149 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

6 

6.0 

12 

14 

3»4 

1.3 

0.  ( 

1.0 

.5* 

Q  4 

10 

10 

m 

1  0 

.78 

89 

3 

No.  Raynham 
Water  Dist. 

Tubular  Wells,  King 
Philip  Street 

0 

2 

6.2 

15 

20 

5 

1.6 

6.0 

0.5 

.06 

.02 

14 

n 

9.5 

.00 

0.6 

.00 

80 

3 

Caisson  Well  Pirst  Street 

0 

2 

O.O 

11 

33 

Q  ' 

2.5 

3.2 

m 

.07 

12 

J.O 

X) 

.00 

"5.9 

no 

POP 

■* 

j 

Tap  at  331  King  Philip  St. 

0 

3 

6.0 

14 

35 

9.9 

2.5 

22 

3.2 

.00 

.06 

12 

15 

35 

.00 

3-7 

1.0 

203 

3 

Reading 

Combined  Wells  at  100 
Acre  Meadow  -  Raw  Water 

15 

3.1 

6.4 

39 

58 

18 

3.1 

35 

2.4 

12 

.*3 

16 

58 

59 

.29 

0.2 

.01 

307 

3 

Combined  Wei la  at  100 
Acre  Meadow  'Finished* 

l 

33 

7.7 

77 

49 

14 

3.3 

97 

2.7 

.23 

.06 

7.7 

29 

115 

.18 

0.2 

.11 

537 

3 

64 


1974 

Milligrams  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

a. 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

•H 

tfl 
0) 

& 
£ 

•H 

3 

Potassium  | 

Iron 

0) 

| 

Silica  | 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

<u 

rrl 

I 

•H 

Copper 

Spec.  Cond 
( Micromhos / cm . 

in 

0) 

j! 

0 
O 

Cont'd. 

Reading 

G.P.  Well  #1,  Hevay  Meadow 

1 

*3 

6.4 

44 

111 

3* 

6.5 

90 

4.4 

•  *3 

.70 

14 

33 

170 

.06 

2.5 

.42 

630 

2 

Tap  in  Town  Hall 

0 

29 

7.6 

81 

49 

14 

3.3 

103 

2.8 

.18 

.02 

8.2 

30 

117 

.08 

0.4 

.10 

553 

3 

Revere 

Tap  in  City  Hall 

1 

25 

6.8 

8 

13 

4.0 

0.7 

6.0 

0.8 

•  30 

.00 

3-5 

7 

11 

•  05 

0.3 

.24 

62 

1 

Rockland 

Abington-Rockland  Joint 
Supply,  Tap  in  Rockland 

1 

14 

6.4 

18 

39 

8.5 

2.8 

36 

1.8 

.62 

.04 

7.4 

7 

59 

.00 

0.2 

1.1 

231 

4 

Rock port 

Cape  Pond,  Raw  Water  from 
Tap  in  P.S. 

3 

57 

6.6 

7 

14 

3.1 

1.4 

26 

1.0 

1.2 

.25 

2.4 

12 

48 

.01 

0.0 

.01 

158 

3 

Pinal  Effluent,  Tap,  Pilte: 
Plant  Cape  Pond 

• 

l 

3 

7.9 

16 

40 

14 

1.5 

27 

l.i 

.03 

.09 

2.2 

13 

55 

.00 

0.1 

.01 

225 

2 

Upper  Carlson's  Quarry 
Tap  in  P.S. 

l 

6.9 

7 

11 

2.6 

1.0 

8.0 

1.0 

.11 

.04 

4.1 

6 

13 

.00 

0.2 

.02 

84 

3 

Tubular  Wells,  Raw  Water 
Tap,  Ml 11 brook 

0 

1 

6.5 

13 

19 

4.5 

1.9 

9.3 

1.0 

•  03 

.08 

9.5 

8 

13 

.00 

0.4 

.01 

117 

3 

Tubular  Wells,  Millbrook 
Pi ni shed 

l 

2 

8.6 

54 

55 

19 

2.0 

9.0 

l.i 

.06 

.07 

10 

8 

15 

.00 

0.4 

.00 

159 

3 

Tap  in  Town  Hall 

l 

2 

7.6 

16 

30 

9.6 

1.6 

17 

l.i 

.07 

.05 

3.8 

10 

4o 

.00 

0.1 

.02 

162 

3 

Rowley 

Tubular  Wells,  Tap  in  P.S. 
Routes  1A  4  133 

0 

0 

7.3 

79 

104 

32 

5.6 

21 

1.8 

.05 

.00 

11 

15 

49 

.00 

1.0 

.00 

293 

3 

G.P.  Well  #1,  Haverhill  St 

0 

1 

6.9 

42 

59 

16 

2.0 

.01 

nn 

12 

11 

67 

.00 

i.  •  u 

.01 

290 

3 

Tap  in  Town  Hall 

1 

0 

7.0 

50 

69 

21 

4.2 

35 

2.1 

.09 

.00 

12 

12 

67 

.00 

0.7 

.04 

317 

3 

65 


1974 

Milligrams  per  Liter 

,  No.  of  Samples 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

Alkalinity  1 

Hardness 

Calcium 

•H 

m 

0! 

£ 

Sodium 

Potassium. 

Iron 

01 

w 
I 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Copper 

Spec .  Cond 
( Micromhos /cm . 

South  Royal 3 ton  Improve- 
ment Assoc.  Inc.          Tubular  Well 

5 

19 

6.9 

56 

51 

16 

2.5 

10 

2.1 

.83 

.48 

18 

7 

2.7 

.15 

0.0 

.01 

155 

2 

Russell 

Black  Brook  Reservoir 
before  Filtration,  Tap 

1 

25 

M 

10 

11 

2.8 

0.9 

1.7 

0.7 

.29 

.01 

6.9 

6 

2.0 

.00 

0.0 

.01 

32 

3 

Black  Brook  Reservoir 
after  Filtration,  Tap 

1 

23 

7.0 

12 

11 

3.0 

0.9 

1.7 

0.9 

.17 

.00 

7.3 

5 

2.0 

.00 

0.1 

.00 

34 

3 

G.  P.  Well  #1  off  Rt  20, 
Tap  in  P.  S. 

3 

17 

6.9 

46 

63 

15 

5.8 

4.7 

2.0 

0.5 

.00 

16 

5 

21 

.00 

0.8 

.02 

152 

3 

Tap  in  Town 

1 

25 

7.1 

14 

14 

3.6 

1.2 

2.© 

0.8 

.31 

.00 

8.0 

5 

3.5 

.00 

0.1 

.15 

41 

3 

Rutland 

Musohepauge  Pond  near  P.S. 

1 

8 

7.1 

10 

17 

5.0 

1.0 

4.0 

1.6 

.03 

.03 

1.8 

12 

11 

.01 

0.2 

.00 

64 

2 

Tap  in  Town  Hall 

1 

15 

6.9 

9 

16 

4.7 

1.0 

5.0 

1.6 

.01 

.01 

1.7 

11 

4.8 

.03 

0.2 

.31 

68 

2 

Rutland,  Cool  Sandy 
Beach 

Drilled  Well,  Tap  in  P.  S. 

0 

0 

7.4 

78 

50 

17 

2.0 

11 

2.8 

.03 

.09 

14 

16 

3.0 

.03 

0.0 

.02 

185 

1 

Rutland,  Cool  Sandy 
Beach  Wat.  Supply 

Tap  on  System 

0 

0 

7,7 

83 

50 

17 

2.0 

11 

3.0 

.03 

.08 

14 

17 

3.5 

.03 

0.0 

.03 

185 

1 

Sal en-Beverly 

Wenham  Lake  Filtration 
Plant,  Raw  Water 

1 

32 

7.1 

24 

"3 

12 

3.2 

16 

1.6 

.15 

.18 

3.9 

20 

37 

.05 

0.3 

.01 

190 

3 

Tap  in  Filter  Plant, 
Wenham  Lake,  Final  Bff. 

1 

5 

7.2 

24 

59 

18 

3.3 

18 

1.6 

.01 

.04 

3.9 

28 

39 

.00 

0.3 

.02 

223 

3 

Longham  Reservoir  at  Bnt. 
to  Wenham  Lake 

3 

98 

7.1 

19 

28 

7.3 

2.3 

12 

1.7 

l.i 

.09 

7.0 

16 

18 

.04 

0.2 

.13 

128 

3 

Putnamville  Reservoir 

4 

45 

7.2 

17 

35 

10 

2.5 

12 

1.5 

0.8 

.12 

1.4 

19 

20 

.03 

0.1 

.oh 

129 

3 

66 


1974 

Milligrams  per 

Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

SB 

cx 

Alkalinity 

Hardness 

.  Calcium 

•rH 

Ifi 

i 

rS 

•H 

s 

Potassium 

Iron 

</) 

i 

Silica 

1  Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Copper 

Spec.  Cond 

( Micromhos / cm . 

,  No.  of  Samples 

font ' d 

SalMn-Bftve  rl  v 

Tap  in  Salem  City  Hall 

1 

5 

7.2 

23 

57 

18 

19 

1.6 

.09 

•03 

3.9 

28 

40 

.00 

0.3 

.08 

222 

3 

Tap  in  Beverly  City  Hall 

1 

2 

7.2 

26 

57 

18 

3.2 

19 

1.6 

.18 

.06 

4.2 

28 

41 

.00 

0.3 

.13 

225 

3 

Salisbury  Water 

Co.      0.  P.  Well  #5,  Tap  in  P.S. 
Main  Street 

0 

0 

7.0 

52 

80 

22 

6.0 

21 

2.1 

.00 

.00 

14 

29 

47 

.00 

0.3 

.12 

238 

3 

G.  P.  Well  #6,  Tap  i«  P.S. 
Main  Street 

0 

0 

6.6 

39 

8l 

21 

6.7 

47 

2.7 

.00 

.00 

13 

29 

97 

.00 

0.6 

3.7 

393 

3 

Gravel  Packed  Well  07, 

Rl  ark   Sn»k«  Roar) 

1 

2 

7.8 

66 

118 

32 

7  0 

9  0 

4.3 

.09 

.01 

8.6 

34 

20 

.00 

0.4 

.03 

280 

2 

Tan  on  .Sv.tani 

0 

2 

7  0 

51 

82 

23 

6.0 

20 

2.7 

.03 

.00 

13 

48 

39 

.00 

0.5 

.02 

273 

3 

Sandwich 

2  G.  P.  Wells,  Tupper  Rd. 

1 

2 

6.7 

15 

21 

5.0 

2.1 

13 

0.8 

.08 

.00 

11 

5 

23 

.00 

0.4 

.04 

119 

3 

G.  P.  Well  off  Rt  6k, 
P.  S.  #1 

1 

2 

6.8 

22 

29 

8.0 

2.1 

13 

0.8 

.11 

.00 

11 

3 

23 

.00 

0.5 

.01 

127 

3 

G.  P.  Well  eff  Rt  6a, 

P.S  Si 

c 
o 

7.2 

ft  7 

1.8 

12 

U.  7 

. 

.00 

i  n 

lv 

22 

.00 

O  P 

.00 

126 

j 

Tap  at  72  Tupper  Read 

0 

0 

6.8 

14 

24 

6.2 

2.0 

0.8 

.06 

.00 

10 

3 

23 

.00 

0.4 

.37 

119 

3 

Tap  in  Town  Hall 

1 

10 

6.8 

7 

11 

3.3 

0.7 

6.3 

0.9 

v29 

.01 

2.5 

6 

10 

.00 

0.2 

.46 

79 

3 

Soituate 

Old  Oaken  Bucket  Pond  Planl 
Raw 

; 

5 

175 

6.7 

11 

21 

4.5 

2.4 

20 

1.3 

1.1 

.15 

3.9 

19 

42 

.01 

0.1 

.27 

153 

2 

Old  Oaken  Bucket  Pond 
Plant,  Pinish 

1 

8 

6.4 

18 

29 

5.8 

3.3 

47 

1.4 

.06 

.06 

5.6 

45 

53 

.02 

0.3 

.05 

258 

2 

67 


City  or  Town 

1974 

Source 

Turbidity 

Color 

X 

ex 

Milligrams  per  Liter 

Spec .  Cond 
(Micromhos/cm . ) 

,  No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

Sodium 

Potassium 

Iron 

HI 
U) 
0) 

I 
I 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Copper 

Cont'd. 

Seituate 

Webster's  Meadow,  0.  P. 

Veil  #10 

0 

0 

6.4 

28 

77 

16 

9.0 

40 

1.3 

.00 

.00 

00 

17 

85 

.00 

1.7 

.01 

340 

1 

Webster's  Meadow,  G.  P. 

Well  #11 

0 

0 

6.6 

35 

50 

10 

6.0 

20 

1.2 

.02 

.05 

21 

10 

50 

.00 

1.7 

.00 

215 

1 

Steam's  Meadow,  6.  P. 

Well  #17 

0 

10 

6.4 

24 

38 

8.0 

4.3 

13 

0.7 

.03 

.16 

17 

9 

24 

.00 

0.2 

.05 

165 

1 

Boston  Sand  4  Gravel 

0.  P.  Well  #l8A 

0 

3 

6.8 

20 

38 

7.5 

4.5 

21 

1.0 

.04 

.00 

10 

13 

60 

.00 

0.3 

.02 

193 

2 

Edison  Station, 

G.  P,  Well  #19 

0 

0 

6.4 

30 

70 

15 

8.0 

26 

1.4 

.00 

.00 

20 

10 

75 

.00 

1.8 

•  03 

285 

2 

Kent  St.  G.  P.  Well  #2 

1 

0 

7.0 

301 

273 

40 

42 

50 

3.5 

.07 

1.4 

13 

103 

50 

.04 

0.9 

.01 

680 

1 

G.  P.  Well,  Barnes  Meadow 

#22 

0 

0 

6.6 

28 

52 

11 

6.0 

24 

0.9 

.00 

.00 

18 

$> 

563 

.00 

X.O 

iOO 

230 

2 

Tap  in  Town  Hall 

0 

3 

6.5 

29 

55 

12 

6.0 

27 

1.1 

.01 

.03 

16 

18 

65 

.00 

1.2 

.18 

265 

2 

Seekonk 

Tubular  Wells  off  Brown 

Avenue 

0 

0 

7.0 

55 

76 

25 

3.4 

11 

1.1 

.00 

.04 

11 

26 

14 

.01 

2.0 

.01 

215 

3 

G.  P.  Well  #1  off  Newman 

Avenue 

0 

0 

6.9 

71 

74 

23 

4.2 

21 

1.4 

.00 

.63 

14 

15 

36 

.14 

0.8 

.02 

250 

2 

G.  P.  Well  #2,  Newman  Ave. 

0 

0 

6.9 

66 

75 

24 

3.8 

16 

1.3 

.00 

0.7 

12 

18 

25 

.09 

1.1 

.06 

250 

2 

G.  P.  Well  #3,  Newman  Ave. 

0 

0 

6.8 

59 

63 

19 

3.7 

16 

1.0 

.00 

.44 

9.0 

13 

21 

.08 

0.3 

0.8 

207 

3 

Tan  in  Town  Hall 

±             111     iuml  11*11 

0 

0 

6-7 

52 

60 

18 

3.5 

12 

1.0 

.00 

•  03 

8.2 

16 

18 

.00 

0.8 

.03 

188 

3 

68 


1974 

Milligrams  per  Liter 

of  Samples 

City  or  Town 

Source 

'bidity 

u 
o 

:alinity 

tn 
tn 

0) 

Lcium 

•rH 

1/3 

1 

•H 

:assium 

g 

OJ 
1/3 
QJ 

0 

•H 

Lfate 

oride 

H3 
•  H 

c 

xate  N 

■>per 

;c.  Cond 
Lcromhos/cm. 

s 

5 

EC 
(X 

8 

l 

& 

n 

1 

i-t 
•  H 

V. 

to 

r— 1 

u 

•H 

0 

CJ 

0 

Sharon 

G.P.  Wells,  P.S.  #2,  Moose 
Hill  Pkwy. 

1 

13 

6.7 

36 

49 

12 

4.7 

12 

0.9 

0.6 

.26 

16 

9 

23 

.02 

2.2 

.12 

180 

3 

G.P.  Well,  P.S.  #3, 
Karnham  Ho&d 

1 

it 

6  7 

38 

14 

4.7 

0.9 

.34 

.22 

16 

12 

31 

.02 

2.3 

.14 

200 

3 

G.P.  Well,  P.S.  #4,  Tree  L 

0 

0 

6.9 

51 

86 

19 

31 

1.4 

.01 

.00 

18 

16 

61 

.01 

6.6 

.11 

347 

3 

G.P.  Well,  P.S.  »5,  Holly 
Lane 

1 

d 

37 

36 

10 

2.7 

7.3 

0.8 

.07 

.00 

18 

9 

7.7 

.00 

0.6 

.72 

124 

3 

rap  in  i#wn  nan 

1 

11 

^3 

62 

13 

6.9 

18 

1.0 

, 

13 

16 

11 

37 

.01 

3.7 

.26 

243 

3 

Sheffield 

Parm  House  Spring,  Direct 

0 

U 

o.o 

27 

24 

5.2 

2.6 

2.0 

1.2 

.00 

.00 

7.8 

5 

1.8 

.00 

0.1 

.00 

63 

2 

Red  nock  Spring,  Direct 

0 

U 

O.  H 

16 

19 

4.0 

2.0 

1.0 

0.9 

.00 

.00 

7.3 

5 

1.8 

.00 

0.1 

.00 

51 

2 

bmith  Spring,  Direct 

0 

o.o 

21 

18 

k.l 

1.9 

1.0 

1.1 

.00 

.00 

9.5 

0 

1.8 

.00 

0.2 

.00 

48 

2 

G.P.  well  oir  Route  j 

0 

■z 

J 

7 

142 

132 

28 

15 

3.0 

2.7 

.00 

.01 

12 

4 

1.3 

.01 

0.0 

.01 

263 

2 

Shelburne 

Pox  Brook  Intake,  Res.  Dir 

0 

h 

•7  O 
f  »t 

32 

34 

12 

0.9 

1.0 

0.7 

.04 

.03 

7.9 

7 

1.3 

.00 

0.1 

.00 

82 

3 

Tap  en  Dist.  System 

1 

c 
J 

1  'J 

33 

26 

8.9 

0.9 

1.7 

0.7 

.07 

.00 

7.1 

6 

2.0 

.00 

0.1 

.01 

85 

3 

Shirley 

Dug  Wells,  Tap  near  Pump 

1 

U 

5 

28 

8.4 

1.8 

12 

2.5 

.00 

.16 

11 

59 

18 

.00 

1.3 

.01 

190 

3 

Ci  P     Wall      Tan  in  P.S. 

0 

6.4 

21 

27 

7.9 

1.6 

9.3 

1.8 

.02 

.10 

12 

11 

14 

.00 

0.9 

.01 

115 

3 

Tap  in  Dist.  Syetea 

0 

l 

6.5 

21 

27 

8.0 

1.6 

9.3 

1.8 

.06 

.06 

11 

9 

14 

.00 

0.9 

.01 

115 

3 

Shirley,  Ind. 
School 

Tub.  Wells,  Tap  in  P.S., 
West  of  Old  Shirley  Rd. 

23 

7.3 

61 

63 

18 

4.6 

10 

1.9 

1.9 

.35 

13 

11 

15 

.01 

0.0 

.01 

178 

2 

Tap  in  Boiler  Room 

3 

29 

7.3 

64 

64 

18 

4.7 

10 

1.9 

0.8 

.12 

13 

12 

16 

.01 

0.0 

.00 

183 

3 

69 


1974 

Milliprams 

per 

Liter 

,  No.  of  Samples 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

•rH 

0) 

0) 

1 

Sodium 

Potassium 

Iron 

Manganese 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Tartrate  N 

Copper 

Spec.  Cond 
(Micromhos/cm. 

Shrewsbury 

G.  P.  Well  #1,  Tap  in 
P     S     South  Strmit 

0 

6.6 

30 

*3 

13 

2.4 

16 

2.2 

.05 

•03 

12 

25 

18 

.01 

0.9 

.32 

179 

3 

n      P     U*l  1    J4     Tan  -in   P  ^ 
vj.    x  •    Hen  IT    9             xn  r*%j% 

0 

0 

6  4 

22 

*3 

13 

?  1 

15 

1.6 

.00 

.00 

10 

20 

24 

.00 

1.0 

.21 

172 

3 

G     P     Wall  #1      I  ar»b*rt  Pit 

0 

0 

39 

85 

27 

4  "5 

20 

3.5 

.00 

.00 

14 

44 

55 

.00 

0.7 

.12 

290 

1 

0.  P    Wall  J?     La»b»rt  Pit 

0 

1 

6.1 

44 

99 

30 

5.6 

27 

3.2 

.00 

.10 

15 

*5 

86 

.00 

0.9 

.36 

360 

3 

Sewell  St.  0.  P.  Well  #S 

0 

0 

6.S 

32 

56 

17 

1.0 

21 

2.4 

.01 

.03 

12 

40 

3* 

.00 

1.0 

1.5 

230 

3 

Tap  In  Town  Hall 

0 

0 

6.6 

30 

57 

18 

2.7 

18 

2.0 

.02 

.01 

12 

27 

27 

.00 

1.0 

.16 

220 

3 

Somerset 

Treatment  Plant,  Raw 
Seaerset  Res. 

2 

23 

i.7 

9 

19 

5.7 

1.2 

5.0 

1.3 

;2i 

.06 

0.5 

16 

6.2 

.09 

0.1 

.27 

74 

3 

Treatment  Plant,  Finish 
Soaerset  Res. 

1 

5 

7.0 

11 

18 

5.3 

1.2 

12 

1.4 

.02 

.05 

0.5 

25 

8.7 

.04 

0.0 

0.7 

106 

3 

0,  P.  Well  #2,  Brook  St. 

D4  *rh  ton 

0 

0 

6.8 

4k 

28 

7.9 

2,0 

18 

2.3 

.00 

.00 

8.4 

18 

5.8 

.00 

1.2 

.00 

1*3 

3 

PI  re  St.at.lon     Co\m  tv  St. 

"1 
X 

■» 

j 

7.0 

T  T 

1  Q 

^  7 

1.2 

l  4 

•  AX 

0.8 

Q  ~S 
y»  j 

01 

0.1 

.02 

112 

j 

Somerville 

Tap  in  City  Hall 

1 

22 

6.7 

5 

11 

3.1 

0.7 

5.3 

0.8 

.36 

.01 

2.1 

7 

8 

.03 

0.2 

.31 

62 

3 

Southaapton 

G.  P.  Well,  Tap  at  Well 

Woo  r    f^l  cnH  a  1  a  R/\aH 
near   ulcilUa^C  rvuetu 

10 

25 

7  R 

30 

27 

9.0 

l.l 

4.0 

0.8 

0.7 

.01 

17 

3 

3.5 

.00 

0.6 

.01 

78 

2 

Tnn   in   Tnun  Hall 

1 

15 

8  7 

16 

27 

10 

o.s 

3.0 

0.6 

.06 

.01 

8.4 

4 

3.0 

.00 

0.4 

.35 

70 

2 

South bo rough 

Tap  in  Town  Hall 

1 

8 

6.8 

8 

13 

3.9 

0.8 

5.5 

0.9 

.02 

.00 

3.2 

8 

10 

.01 

0.2 

.04 

63 

2 

Southbridge  Water  Co.  Hatchet  Brook  Res.  3 

1 

20 

7.1 

7 

8.0 

2.0 

0.  f 

2.0 

0.5 

.11 

.01 

2.9 

7 

1.5 

.00 

0.0 

.00 

29 

2 

70 


1971+ 

Milliprams  per  Liter 

e 

VI 

0) 

rH 

City  or  Town 

Source 

•bidity 

b 
o 

r-H 

Alkalinity 

?dness 

Lcium 

Tiesium 

■H 

iri 

:assium 

c 

o 

a; 
w 

§ 

tO 

0 

•rH 
f-H 

Lfate 

oride 

nonia  N 

rrate  N 

-iper 

»c.  Cond 
LcromhoS/ 

Q 

H 

s 

8 

- 

8 

g 

8 

S. 

8 

M 

i 

•H 

LT. 

0 

CO 

1—1 

6 

•r-t 

O 
c_> 

u  X. 

CO  w 

0 

Coat'd. 

Seuthbridge  Water 

Co.  Hatchet  Brook  Res.  k 

2 

17 

7.0 

O 

8.0 

1.9 

0.7 

2.0 

0.4 

.12 

.01 

2.0 

6 

1.5 

.01 

0.0 

.00 

27 

2 

Hatchet  Brook  Res.  5 

1 

15 

7.0 

E 

J 

6.5 

1.5 

0.7 

2.0 

0.4 

.19 

.05 

3.2 

6 

1.5 

.00 

0.0 

.00 

26 

2 

Cohaase  Breok  Reservoir 

3 

105 

7.0 

8 

12 

3.2 

0.8 

3.0 

0.7 

1.2 

.18 

5.8 

8 

3.8 

.04 

0.0 

.00 

42 

2 

Tap  on  System 

2 

25 

6.3 

6 

8.5 

2.3 

0.7 

2.0 

0.5 

•  30 

.07 

3.1 

6 

3.8 

.01 

0.0 

.18 

34 

2 

Southwiek 

Tap  in  Town  Hall 

1 

13 

7.0 

e 

j 

43 

16 

1.0 

5.0 

0.6 

.17 

AO 

3*9 

7 

7.5 

.00 

0.1 

.25 

60 

2 

Spencer 

Shaw  Pond,  Tap  in  Town 
House 

2 

50 

6.8 

6 

1.7 

0.4 

2.0 

0.5 

1.0 

0.1 

1.4 

5 

5.0 

.00 

0.0 

.08 

31 

1 

Tap  in  Tewn  House 

2 

42 

C  Q 

o.o 

6 

2.0 

0.4 

o  n 

0.5 

n  ft 
u.o 

1*1 

4 

3.7 

.00 

0.0 

.07 

30 

-* 

j 

Springfield 

Ludlew  Reservoir,  Raw 

1 

22 

6.5 

9 

15 

3.9 

1.2 

4.7 

0.9 

.09 

.02 

2.1 

8 

9 

.00 

0.0 

.05 

65 

3 

Ludlow  Res.  after  Filtra- 
tion 

0 

3 

7 

15 

3.9 

1.3 

5.0 

1.0 

.07 

.00 

2.7 

7 

9.3 

.00 

0.1 

.02 

68 

3 

Cobble  Mountain  Res. 
Surface  at  Dam 

0 

17 

6.6 

6 

12 

2.8 

1.0 

D.  U 

0.6 

t  0 

.  1.  ' 

.5.0 

5 

10 

.00 

0.1 

.00 

59 

3 

West  Parish  Pilters, 
Finished 

0 

5 

6.4 

7 

12 

2.9 

1.0 

0.6 

4  ? 

5 

10 

.00 

0.1 

.05 

59 

■x 

.? 

Tap  in  City  Hall 

0 

8 

6.4 

7 

12 

3.0 

1.0 

5.3 

0.6 

.08 

.00 

4.1 

4 

8.8 

.00 

0.1 

.30 

61 

3 

Sterling 

G.  P.  Well,  Tannery  Brk. 
k  Rt  12 

0 

16 

6.4 

27 

55 

18 

2.4 

23 

3.0 

.04 

.03 

9.1 

47 

35 

.00 

0.6 

.02 

240 

3 

Tub.  Wells,  Tannery  Brk. 
*  Rt  12 

0 

1 

6.4 

20 

44 

14 

1.8 

11 

3.0 

.04 

.00 

9.1 

27 

15 

.00 

0.6 

.01 

158 

3 

71 


1974 

Milliprams  per  Liter 

,  No.  of  Samples 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

cx 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

| 

■rH 

Ul 
<D 

6 

1 

Sodium 

Potassium 

Iron 

<D 
(0 
0) 

1 

u 

•rH 
rH 
•rH 

IT. 

Sulfate 

Chloride 

Anmonia 

Nitrate  N 

Copper 

Spec.  Cond 
( Micromhos/cm . 

Con t ' d 

sterling 

Tap  in  Town  Hall 

n 

£.  )■ 
O.H 

>> 

c  X 

2.2 

y.v 

nil 

•  UH 

.01 

9.6 

llT 

in 

•  uo 

u.o 

.10 

247 

3 

otocKbridge 

Lake  Averic 

X 

1  u 

7-7 

UP, 

HO 

1H 

h.  <r: 

1  .  u 

oo 

ft  P. 

Aft 

.  ou 

1.7 

9 

1.0 

.01 

U.O 

.02 

100 

2 

Tap  on  System 

X 

c  \  > 

7.1 

50 

-if. 

ft  O 

3.o 

l  .o 

00 

.  OO 

.02 

3.3 

< 
0 

2.0 

.00 

0.0 

.01 

96 

2 

Stocktoridge 
Hill  Wat.  Co. 

Springs,  Direct 

X 

U 

JJ 

to 

lO 

5.0 

1.0 

1.2 

•  19 

.00 

4.1 

9 

2.0 

.00 

0.0 

.00 

110 

1 

Tap  in  Town 

1 

■x 
J 

7.4 

CI 

pi 

CI 

!?1 

12 

5.2 

1.0 

i  k 

l.H 

.11 

.01 

4.4 

10 

1.5 

.00 

0.0 

.00 

109 

2 

btocKbridge 
Mahkeenac  Wat 
Works  Corp. 

Deep  Tub.  Well 

1 

3 

7.6 

148 

149 

40 

12 

1.0 

1.3 

.03 

.00 

6.2 

10 

2.0 

.00 

0.4 

.00 

280 

2 

Developed  Spring,  Direct 

1 

u 

7.o 

Id 

2.0 

1.3 

.03 

.00 

0.2 

10 

2.0 

.00 

n  k 

0.H 

.05 

325 

2 

Tap  on  System 

0 

8 

7.9 

151 

38 

12 

2.0 

1.3 

.01 

.00 

o.l 

10 

2.0 

.00 

0.4 

.01 

275 

2 

Stockbridge 
Wheatleign  Wat. 

Co.      Tap  on  System 

0 

0 

7.5 

159 

141 

40 

10 

6.0 

1.4 

.05 

.00 

9.0 

10 

7.5 

.00 

0.4 

.10 

310 

1 

Stoneham 

Tap  in  Town  Hall 

1 

13 

7.2 

9 

15 

4.8 

0.8 

6.0 

0.8 

•  15 

.01 

1.7 

8 

11 

.02 

0.2 

.54 

67 

2 

S tough ton 

Tubular  Wells,  Tap  in  P.S. 
Harris  Pond  Station 

0 

0 

6.2 

22 

40- 

10- 

3.4 

15 

0.9 

.00 

.00 

14 

11 

24 

.00 

3.2 

.12 

163 

2 

G.P.  Well,  Pennell  Site 
West  Street 

1 

3 

6.7 

31 

32 

7.8 

3.1 

8.0 

0.9 

.01 

.24 

17 

9 

11 

.02 

0.6 

.01 

115 

2 

G.P.  Well,  Mad  Namarra 
Site 

0 

10 

6.2 

21 

24 

6.5 

2.7 

8.0 

0.8 

.02 

.20 

14 

6 

9.5 

.00 

0.2 

.01 

90 

1 

G.P.  Well,  Gurney  St. 

0 

3 

6.6 

19 

26 

6.8 

2.1 

15 

1.4 

.00 

.00 

11 

9 

26 

.00 

0.6 

.04 

136 

2 

72 


1974 

Milligrams  per  Liter 

,  No.  of  Samples 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

a. 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

•H 

0) 

i 

Potassium 

Iron 

a) 

v> 
a) 

§ 

Silica  J 

Sulfate 

Chloride 

it! 
•H 

Nitrate  N 

Copper 

Spec.  Cond 
(Micromhos /cm . 

Cont'd 

S tough taa 

Collecting  Gallery,  Tap 
in  r.o.  Muddy  rond  otaxion 

1 

3 

£  n 
o.u 

11 

23 

6.8 

1.7 

13 

1.0 

.19 

.02 

11 

10 

20 

.00 

1.5 

.04 

131 

2 

Tap  in  Town  Hall 

i 

J 

O.O 

24 

8.8 

2.8 

13 

1.0 

09 

.04 

11 

17 

.01 

1.8 

.63 

140 

2 

Stow 

Tap  on  System 

8 

o.  ( 

20 

4  6 

2.0 

28 

1 

.10 

19 

24 

20 

.00 

0.0 

.00 

168 

2 

Sturbridge 

<i*  r  •  well  ffd t  lap  in  r«o« 

8 

30 

ft  o 

U  •  t_ 

19 

144 

36 

13 

40 

2.8 

2.5 

.12 

18 

9 

160 

.01 

0.0 

.02 

520 

3 

G.P.  well  ffl,  Tap  In  r.b. 

1 

20 

°o 

24 

39 

10 

3.0 

14 

2..  3 

1.9 

.18 

15 

12 

29 

.03 

0.5 

.01 

167 

3 

lap  in  Jjown  nan 

8 

22 

O.J 

25 

39 

11 

2.3 

.65 

15 

11 

29 

.01 

0.5 

•  50 

165 

3 

Sudbury 

G.P.  Well  #2,  Raymond  Rd. 

0 

0 

6.3 

71 

96 

29 

c>  Q 

10 

2.8 

.02 

.01 

13 

31 

21 

.00 

0.1 

.09 

247 

3 

G.P.  Well  #3,  Pratt's 
Mill  Pond 

0 

0 

7.0 

36 

34 

10 

2.2 

22 

2.0 

.01 

.13 

13 

10 

26 

.04 

2.5 

.22 

183 

3 

G«P.  Well  ft1*  9  Warren  Ka# 

0 

0 

50 

72 

22 

4.3 

16 

1.9 

.01 

.00 

14 

16 

22 

.00 

3.2 

.06 

220 

3 

lap  in  i own  nan 

3 

7 

7  O 

71 

86 

26 

^5  4 

1  J 

2.6 

.27 

.00 

14 

24 

22 

.00 

0.8 

.07 

242 

3 

Sunderland,  W.D. 

Saw  Mill  Brook,  Res.  Dir. 

0 

0 

7.8 

^3 

39 

13 

1  •  j 

2.0 

0.3 

.00 

.00 

9.1 

12 

2.0 

.00 

0.0 

.00 

94 

1 

G.P.  Well,  Saw  Mill 
Brook  Reservoir 

3 

7 

7.2 

39 

4l 

13 

1.8 

2.3 

0.3 

.22 

.00 

9.7 

13 

1.8 

.00 

0.0 

.02 

99 

3 

ij •  r •   wen  oil  rvoux-e  no 

0 

0 

7  5 

26 

35 

12 

1.3 

4.3 

0.5 

.01 

.00 

7.0 

13 

7.8 

.00 

0.2 

.01 

103 

3 

Tap  in  Town 

0 

0 

7.5 

33 

41 

15 

0.9 

4.3 

0.5 

.00 

.00 

7.6 

14 

7.7 

.00 

0.2 

.03 

116 

3 

Sutten,  Wilk. 
Water  District 

G.P.  Well  at  Pish 
Hatchery 

0 

0 

6.6 

19 

20 

5.6 

1.4 

3-5 

2.3 

.00 

.00 

8 

6.3 

.00 

0.7 

.05 

73 

3 

la 


1974 

Milligrams  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

Pi 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

•H 

W 
01 

0%. 

$ 

Sodium 

Potassium 

Iron 

at 
in 

0) 

Sr 
tc 

§ 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Copper 

Spec .  Cond 
( Micromhos / cm . 

,  No.  of  Samples 

Cont'd. 
Sutton,  Wilk. 

W.D.        Tap  on  Systeei 

a 
\J 

6.7 

oi 

00 

1.4 

4 

i  8 

1 .  o 

on 

.00 

1  o 

1 

fin 

o  6 

?4 

77 

•« 

j 

Swansea 

O.P.  Well  #1,  Midwood  Pleli 

i  -x 

I  J 

97 

6.5 

o 

on 

7  Q 

1.8 

ft  ^ 

7f> 
.  (U 

.45 

IX 

1  7 
1  ( 

R  ft 

c\o 

n  c. 

1  6 

11? 

■x 

J 

G.P.  Well  #2,  Midwood  Pleli 

6.3 

?8 

6  4 

2.2 

8  T 

0.8 

7 

1.3 

12 

22 

9  8 

.22 

0.0 

-OS 

120 

J 

G.P.  Well  #3,  Midwood  Piel< 

1  1 

18 

6.3 

20 

18 

4.7 

l  4 

1  •  *T 

7.7 

0.6 

0.8 

n  ft 

11 

18 

8.8 

.03 

0.2 

.05 

97 

3 

O.P.  Well  #4  k  5  Maker  Pld 

0 

0 

6.2 

16 

39 

10 

"X  O 

14 

2.9 

.00 

nil 

11 

11 

20 

.00 

3.0 

.04 

188 

3 

O.P.  Wells  k  Tub.  Wells 
Vinnlcua  Road 

a 
u 

a 
u 

6.3 

cl 

i  ft 

iO 

2.6 

Xc 

iO 

no 

.05 

T  l 
XI 

oo 

1  7 
1 1 

AA 
.  UU 

n  ft 

nc. 
•  up 

1 J  J 

i 

X 

G.P.  Well  #6,  Vinnlcum  Rd. 

u 

O 

a* 

6.4 

23 

*3 

13 

2.6 

IX 

1  •  d. 

AC 

.06 

11 

iy 

AA 

1.1 

.05 

150 

0 

Tub.  Wells,  Dillon  Lane 

1 

ifO 

6.2 

if 

5.i 

2.7 

iO 

•  Of 

.05 

XH 

O 

C  7 

AA 

A  "X, 

oo 

A7 
•  Of 

1  AO 

■x 

J 

Tap  in  Town 

O 

6.2 

i? 

liA 

11 

XX 

AC 

AC 

•  05 

1c 

1 ii 

IH 

iy 

AA 
•  UU 

.11 

~\  7fl 
I/O 

■x 

J 

Taunton 

Assawoapsett  Pend  near 
Gatehouse 

1 

23 

6.5 

6 

11 

2.7 

0.9 

8.7 

0.9 

.14 

.02 

1.7 

8 

13 

.01 

0.0 

.00 

70 

3 

Elder's  Pond  near  Ga tense. 

1 

15 

6.6 

5 

11 

2.8 

0.9 

7.7 

0.8 

.11 

.02 

1.0 

8 

13 

.00 

0.0 

.02 

68 

3 

Tap  in  City  Hall 

1 

9 

6.2 

5 

11 

2.7 

0.9 

7.3 

0.8 

.14 

.02 

1.0 

7 

13 

.00 

0.0 

.15 

70 

3 

Taunton,  Dever 

Schl.     G.P.  Well  #1 

0 

2 

6.5 

16 

21 

6.1 

1.5 

6.0 

0.6 

.01 

.00 

11 

12 

5.3 

.00 

0.5 

.00 

81 

3 

G.P.  Well  #2 

3 

13 

6.4 

24 

38 

10 

3.1 

8.0 

2.6 

.y* 

.07 

14 

16 

9.3 

.14 

3.2 

.05 

1*3 

3 

G.P.  Well  #3 

3 

10 

6.7 

27 

34 

11 

1.5 

11 

2.8 

.32 

.06 

15 

20 

11 

.02 

0.7 

.01 

155 

3 

Tap  in  Adam.  Building 

0 

3 

16 

33 

9.0 

2.5 

8.0 

2.2 

.02 

.03 

13 

18 

9.0 

.02 

2.8 

.01 

123 

3 

1974 

Milliprams  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

>idity 

u 

o 

Salinity 

iness 

ilcium 

m 

0) 

rtassium 

ty 
i/i 
<u 

o 

•H 

0) 

+j 

IT) 
U-i 

<u 

•H 

a) 

'ate  N 

1 

:.  Cond 
:romhos/cm. 

of  Samples 

| 

i-i 

& 

1 

.H 
•H 

iH 

3 

i-l 

>* 

•P 

d 

o 

8i 

CO  ^ 

6 

5 

a 

l 

co 

CO 

f. 

•  rH 

Cont'd. 

Taunton 

Taunton  Supply, 
1 «  p  in  nvspiuu 

1 

±j 

6  "5 

c. 
o 

12 

1.0 

7.7 

o  ft 

.21 

.05 

1.1 

11 

.00 

0.0 

.25 

73 

3 

Temple ton 

G.  P.  Well,  Otter  Riv.  Rd. 

1 

2 

6.5 

£i 

11 

3.1* 

0.6 

9.0 

i  n 
±  »u 

.01 

.00 

13 

4 

7.2 

.00 

0.6 

5.1 

81 

3 

G.  P.  Well,  Trout  Brk.  S. 
•f  Otter  River 

0 

o 

Oft 

17 

y* 

11 

1.8 

13 

1.6 

.02 

.03 

13 

5 

39 

.01 

2.1 

158 

Tap  in  Town  Hall 

0 

d 

D.O 

17 

9.0 

1.2 

11 

1.3 

.02 

.00 

13 

5 

23 

.00 

0.6 

.73 

j 

Tap  in  El em.  School 

o 
c 

J 

A  ft 

o.  o 

22 

4o 

14 

1.1 

12 

1.5 

.14 

.01 

12 

5 

29 

.00 

0.5 

.08 

158 

3 

Tevfcsbury 

G.  P.  Well  #1 

1 

OO 

lo 

25 

7o 

1.5 

13 

lO 

0.8 

.27 

15 

10 

25 

.08 

0.7 

.08 

132 

3 

Go  P.  Well  jf2f  £aaeient  Rd 

1 

O.H 

•JC 

JJ 

49 

l4 

3.4 

18 

2  8 

4.2 

.22 

21 

20 

40 

.49 

0.5 

.05 

212 

3 

G.  P.  Well  if),  Chandler  Kq 

2 

35 

DO 

15 

49 

15 

2.9 

24 

2.5 

1.1 

.16 

14 

17 

59 

.06 

2.5 

.02 

247 

3 

u«  r«  wen          Wi«JiQi.er  xta 

JO 

6  "5 

20 

2b 

8.0 

16 

2.2 

1.0 

."52 

14 

13 

25 

•  15 

n  ~*, 

.00 

14S 

2 

G.  P.  Well  #5,  Chandler  Rd 

0 

0 

6.3 

15 

3& 

11 

2.1 

17 

1.3 

.01 

.03 

13 

8 

33 

.01 

"5  6 

.01 

G.  P.  Well  #6,  Tap  in  P.S. 

oourc.  oti 

0 

"V) 

6  "=i 

40 

1 2 

2-7 

21 

A.? 

.07 

1.7 

11 

15 

44 

.07 

0.9 

.02 

207 

3 

G.  P.  Well  #7,  Court  St. 

0 

60 

6.4 

41 

52 

15 

J»  J 

16 

1.5 

."51 

.64 

17 

ll 

31 

.12 

0.4 

.03 

202 

3 

G.  P.  Well  #8,  Tap  in  P.S. 
Poplar  Road 

0 

7 

O.l 

17 

43 

12 

2.9 

24 

2.0 

.00 

.06 

14 

17 

56 

.01 

2.1 

.04 

228 

3 

G.  P.  Well  #9,  Poplar  Rd. 

0 

7 

6.3 

15 

53 

15 

3.7 

23 

2.8 

.00 

.08 

15 

25 

52 

.00 

2.9 

.03 

248 

3 

16 

40 

6  l 

19 

119 

19 

9.0 

32 

4.6 

4.9 

1.5 

27 

148 

37 

.03 

1.5 

.05 

533 

3 

75 


1974 

Milligrams  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

PL 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

Magnesium 

Sodium 

Potassium 

Iron 

i 

u 

•H 

1-1 

•rH 

cr. 

Sulfate  1 

Chloride 

 —1 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Copper 

Spec .  Cond 

( Micromhos / cm . 

1  No.  of  Samples 

^  on  x  a • 

Tewksbury 

lj  .    r  •    well  ifl  1 ,    ropitr  na« 

0 

0 

28 

92 

24 

7.7 

14 

2.3 

.01 

.04 

17 

79 

25 

.00 

1.3 

.00 

297 

3 

Kim   r  •   wen  ffX^-f   joum  ox« 

11 

25 

o.  .? 

21 

76 

20 

6.0 

14 

2.6 

0.9 

0.4 

20 

74 

25 

.02 

0.7 

.03 

268 

3 

\J  •    *  •    ""i  -i-   7r * v 

o 

6.6 

99 

19 

9  9 

1-7 

c  •  X 

04 

1 7 

IS 

-OS 

2.0 

.00 

192 

j 

Tap  in  Town  Hall 

G 

8 

6.4 

23 

50 

15 

2.9 

15 

1.9 

.08 

.04 

17 

21 

30 

.02 

1.6 

.05 

198 

3 

Tewkabury  State  He  a 

.    Old  Tub.  Well  Field, 
Bast  St. 

u 

J 

6.* 

1  7 

^o 

11 

9  fl 

1  7 

•  ±J 

no 

OQ 

m 

10 

182 

j 

G.  P.  Well,  Maple  *  East 

0 

0 

6  2 

20 

69 

19 

5.5 

40 

6.5 

.09 

nR 

1 4 

28 

70 

.00 

6.3 

.02 

357 

3 

Tap  in  Admin.  ELdg. 

0 

0 

6.3 

17 

45 

9.0 

3.2 

20 

4.0 

.11 

.06 

14 

0 

38 

.00 

2.7 

.62 

208 

3 

Tisbury 

G.  P.  Well  #1,  Edgartown 
Road 

ft 

"Z 

J 

6.9 

1U 

U 

7  ~*> 

uO 

11 

1 

X 

12 

.00 

0.0 

.01 

G.  P.  Well  #2,  W.  Spring 

TT 1  mat  m  1 

2 

7 

7  O 

ii 

6 

1.3 

0.6 

6.7 

0.6 

.12 

.01 

13 

0 

9.3 

.00 

0.0 

.00 

47 

3 

Tashmoo  Spring 

0 

0 

7 

10 

11 

2.2 

1.2 

10 

0.7 

.00 

.00 

11 

3 

14 

.00 

0.1 

.00 

77 

3 

Tftp  in  Town 

0 

2 

(\  R 

8 

6 

1.3 

0.8 

7.7 

0.5 

.03 

.00 

11 

0 

12 

.00 

0.0 

.09 

54 

3 

Toparield 

rub.  wells*   rump  rise.  Ln. 

0 

2 

CO 

4o 

62 

16 

5.0 

11 

1.2 

.01 

.00 

12 

15 

17 

.00 

2.8 

.00 

193 

3 

TS  i  K      Us]  1  #i       Pavlr-i  no  Raw 

luu.    wcii o #    f ernino  now 

0 

3 

7  n 

62 

79 

21 

6.1 

9.3 

0.9 

.09 

.00 

12 

12 

20 

.00 

0.7 

.10 

217 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

2 

6.6 

43 

63 

17 

4.9 

12 

1.1 

.00 

.00 

13 

14 

17 

.00 

2.8 

.04 

202 

3 

Topafield,.^,  Wylde 
Wood  W.  W. 

GraT.  Dev.  Well 

1 

2 

7.2 

82 

98 

27 

7.7 

10 

1.2 

.06 

.00 

13 

17 

21 

.00 

1.6 

.01 

270 

3 

76 


City  or  Town 

1974 

Source 

Turbidity 

Color 

5 

(X 

Milliprams  per  Liter 

Spec .  Cond 
(Micromhos/cm. ) 

,'  No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

•H 

(0 

1 

Sodium 

Potassium 

Iron 

<D 
10 
<U 
S 

s 

Silica 

Sulfate 
  . 

Chloride 

Amnonia  N  | 

Nitrate  N 

Copper 

Tewnsend 

Tub.  Wells,  Willard  Brk  at 

Rt.  119 

0 

2 

6.*» 

8 

9 

2.9 

0.6 

0.7 

.00 

.  uu 

10 

1 

8.7 

.00 

0.4 

.08 

52 

3 

Tap  in  Town  Hall 

1 

2 

6.4 

9 

10 

2.9 

n  <^ 

UO 

5.3 

0.7 

.04 

m 
•  ux 

11 

1 

8.0 

.00 

0.4 

.16 

52 

3 

Townsend,  Witches 

Brk. 

W.  Co. 

G.  P.  Well 

f\ 
V 

U 

0.7 

1ft 

o.u 

n  A 

1.0 

no 

c\c\ 

Q  4 

C 

J 

7  Q 

fin 

n  0 

7Q 

X 

Tap  on  Systen 

u 

n 
u 

6.5 

•O 

^  0 

0.5 

4  0 
*».u 

i.»C. 

•  uu 

.  OU 

14 

X** 

u 

7  *\ 

n  1 

U.  X 

on 

i 

Upton 

Tub.  Wells,  West  R.  ft 

01 en  Ave. 

0 

3 

6.4 

11 

33 

10 

2.0 

10 

1.7 

.01 

.00 

13 

16 

21 

.00 

1.0 

.32 

132 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.2 

16 

34 

10 

2.0 

10 

1.7 

.01 

.00 

12 

15 

17 

.01 

1.0 

3.5 

139 

3 

Oxbridge 

Q.  P.  Well  #1 

0 

2 

6.5 

18 

20 

5.9 

12 

10 

1.6 

.08 

.43 

9.2 

3 

16 

.04 

0.4 

.20 

107 

3 

> 

G.  P.  Well  #2 

0 

3 

6.4 

18 

27 

7.7 

1.8 

12 

2.1 

.12 

.25 

11 

1 

18 

.02 

1.3 

.55 

127 

3 

G.  P.  Well  #3 

0 

2 

6.0 

14 

19 

5.3 

1.2 

12 

1.5 

.05 

.19 

9.3 

4 

19 

.01 

0.7 

.24 

109 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

5 

0.0 

14 

25 

7.0 

1.6 

13 

2.0 

.15 

.19 

10 

7 

20 

.02 

1.1 

.30 

126 

2 

Wakefield 

Crystal  Lake,  Raw  Water 

1 

21 

7.0 

25 

49 

13 

3-7 

24 

2.2 

.07 

.03 

2.4 

17 

53 

.06 

0.3 

.00 

242 

3 

Crystal  Lake,  Finished 

1 

21 

6.9 

26 

50 

14 

3.7 

24 

2.4 

.35 

.07 

2.3 

16 

56 

.02 

0.4 

.01 

257 

3 

Dug  Wells,  Bay  State  Rd. 

0 

5 

6.7 

*7 

124 

29 

12 

31 

3.0 

.01 

.02 

16 

25 

78 

.00 

4.2 

.07 

447 

3 

Wakefield 

Tap  in  Pub.  Wks.  Bldg. 

0 

12 

>.6 

7 

17 

5.9 

1.0 

7.3 

1.0 

.14 

.01 

7.8 

7 

15 

•  03 

0.2 

.10 

93 

3 

Walpole 

Tubular  Wells,  Washington 

Street 

3 

15 

6.5 

27 

49 

12 

*.5 

18 

0.8 

.23 

.29 

14 

13 

^5 

.02 

2.0 

2.8 

202 

3 

77 


1974 

Milligrams  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

in 
& 

Sodium 

Potassium 

Iron 

<D 

w 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Copper 

Spec.  Cond 
(Micromhos/cm. 

,  No.  of  Samples 

Cont'd 

Wa. pole 

G.P.  Well  #1,  Mine  Brook 

RnhH  nq  RnaH 
nuuuiJio  nuau 

7 

38 

6  S 

32 

41 

If 

3.6 

15 

0.9 

1.3 

1.3 

15 

5 

24 

.06 

0.9 

1.4 

169 

3 

G.P.  Well  #2,  Mine  Brook 

21 

58 

6.4 

32 

39 

9.5 

3.5 

15 

0.8 

3.3 

.20 

15 

13 

27 

.03 

0.3 

0.8 

158 

3 

G.P.  Well  #3,  School  Mea- 
dow Brook 

18 

6.4 

26 

38 

10 

3.1 

11 

0.8 

•  32 

.46 

14 

8 

25 

.08 

0.5 

•  52 

146 

3 

G.P.  Well  #2,  Schoel  Mea- 

1 

7 

6  4 

26 

49 

13 

4.2 

70 

1.5 

.07 

.63 

13 

13 

113 

.03 

1.0 

.30 

393 

3 

Tap  in  Tewn  Hall 

7 

23 

6.4 

29 

44 

11 

3.8 

29 

1.0 

0.5 

.50 

14 

11 

48 

.00 

1.1 

1.8 

242 

3 

Ware 

Driven  Wells  near  Muddy 
Broek 

0 

3 

6.5 

25 

36 

10 

2.3 

7.0 

2.1 

.01 

.00 

13 

11 

11 

.01 

1.3 

.01 

119 

3 

G.P.  Well,  Tap  in  Snow's 

o 

2 

24 

36 

10 

2.3 

7.0 

2.1 

.02 

.00 

11 

11 

.02 

1.3 

.01 

119 

3 

Tap  in  Tewn  Hall 

0 

0 

6.7 

30 

36 

10 

2.3 

9.3 

2.2 

.00 

.00 

13 

12 

11 

.00 

1.3 

.03 

132 

3 

Fire  Dist. 

G.P.  Well  #1  at  Maple 
Springs,  Tap  in  P.S. 

0 

2 

6.3 

7 

6.0 

1.0 

0.7 

5.3 

0.6 

.02 

.01 

5.5 

3 

6.8 

.00 

0.0 

.01 

46 

3 

G.P.  Well  #2  at  Maple 
oprings*  lap  in  r.o. 

0 

3 

Dec 

6 

6.0 

1.0 

0.8 

5.0 

o.5 

.04 

.01 

4.2 

3 

7.0 

.00 

0.1 

.02 

44 

3 

u«r«  wen        mapie  opringa 

0 

7 

D  •  1 

6 

6.7 

1.1 

0.9 

5.0 

0.6 

.11 

.02 

7.6 

3 

6.3 

.00 

0.0 

.01 

42 

3 

G.P.  Well  #4  Maple  Springs 

0 

2 

6.2 

6 

6.3 

1.1 

0.8 

4.7 

0.5 

.02 

.02 

6.5 

4 

6.5 

.00 

0.0 

.00 

41 

3 

lap    XII    U±  a  LI  Itt    Ul  1  itc 

«0 

8 

6.3 

10 

7.0 

1.5 

0.8 

5.0 

0.5 

.02 

.02 

6.0 

3 

4.8 

.00 

0.0 

1.9 

50 

3 

1974 

Milligrams  per  Liter 

>f  Samples 

City  or  Town 

Source 

dity 

U 

.inity 

less 

•rH 

(0 
0) 

& 

j 

•H 

cn 

0) 

in 

0) 

QJ 
■P 

■o 

•H 

c 

.trate  N 

u 

■v  ~w 
c  o 

51 

•r-i 

o 

t — i 

o 

w 

T3 
+J 

c 

2 

u 

r-l 
•H 

10 

i-l 
3 

O 

r-i 

a 
o 

Spec. 
(Mici 

\j 
6 

cS 

a 

<3 

1 

O 

Pu 

M 

W. 

CO 

6 

> 

u 

2 

Wareham,  Onset  P. 

D.    Jonathan  Pond,  Tap  in  P.S. 

1 

5 

6.9 

5 

7*0o 

U.5 

•  uu 

c  .  O 

o 

q  n 

0.0 

3 

G.  P.  Well  #5,  R«d  Brook 
Read 

0 

0 

6.7 

29 

11 

1.8 

1.6 

16 

0.8 

.01 

.01 

8.5 

4 

9.0 

.00 

1.5 

.03 

98 

2 

Tap  in  District  Office 

0 

3 

a  q 
6,o 

5 

7.7 

l.l 

0.9 

5.7 

0.5 

.09 

.00 

2.8 

4 

8.2 

.00 

0.0 

.08 

48 

3 

Warren 

Tubular  Wells,  Tap  in  P.  S 

0 

0 

b.5 

13 

14 

3.2 

1.3 

3.7 

1.1 

.01 

.02 

11 

3 

6.8 

.00 

0.2 

.03 

3 

Tap  on  System 

1 

2 

6.6 

13 

14 

3.3 

1.3 

3.7 

1.1 

.05 

.01 

11 

5 

6.8 

.00 

0.2 

.14 

54 

3 

Warren,  W.Warren 

W.D.  Dug  Well  #1,  Briafield  Rd. 

1 

10 

6.3 

14 

74 

16 

8.3 

36 

2.3 

0.9 

.38 

17 

31 

95 

.02 

0.3 

.00 

312 

3 

Dug  Well  02,  Brlmfleld  Rd. 

2 

5 

6.0 

11 

^159 

37 

16 

71 

3.7 

.31 

.60 

17 

3 

253 

.01 

0.1 

.00 

727 

3 

Dug  Wells,  Tap  in  Village 

1 

10 

6.1 

14 

93 

9  Q 

•  ^* 

i  ft 

c 

no 

0.4 

S6 

417 

3 

Water town 

Tap  in  Town  Hall 

1 

12 

6.6 

6 

14 

4.3 

0.7 

6.3 

0.8 

.16 

.01 

2.9 

7 

11 

.08 

0.2 

.06 

65 

3 

Way land 

G.  P.  Well  1  ft  2,  Baldwin 

Pond 

1 

12 

6.6 

41 

87 

O 

5.0 

1  Q 

-L  <  J 

1U 

1.7 

.06 

227 

3 

G.  P.  Well  #3,  Baldwin 
Pond 

0 

5 

<£  Q 
O.O 

46 

94 

•10 

T  7 

•  UO 

1  R 

"in 

.A* 

7.3 

oft 

253 

3 

G.  P.  Well  #1,  Campbell  Rd 

1 

0 

6.6 

27 

62 

7  n 

?  n 

no 

lft 
iu 

^4 

.00 

1.0 

.00 

170 

1 

G.  P.    Well  #1,  Happy 
Hellew 

0 

2 

C  r- 

6.5 

38 

75 

21 

5.3 

15 

1.8 

.00 

.00 

13 

19 

32 

.00 

3.6 

.00 

237 

3 

G.  P.  Well  #2,  Happy  Hollei 

r  0 

2 

6.7 

49 

93 

26 

6.8 

25 

1.6 

.02 

.00 

16 

19 

50 

.00 

4.1 

.00 

317 

3 

G.  P.  Well  #1,  Meadewview 
Read 

0 

2 

6.8 

50 

72 

21 

4.8 

10 

2.1 

.00 

.00 

17 

18 

22 

.00 

1.6 

.00 

222 

3 

TO 


1974 

Milligrams  per  Liter 

ft 

w 

0) 

% 

ssium 

0) 

.  Cond 
romhos/cm. 

U) 
0) 
i-H 

^ 

City  or  Town 

Source 

•H 
TJ 

u 

lini 

•H 

Ui 
0) 

in 

§ 

o 

10 

0) 

■o 

•H 

<o 

•H 

c 

u 
l 

!g 

o 

<o 

1 

o 

i 

•H 

nj 

c 

•H 

it-< 

& 

i 

o  u 

fl]  't-i 

CJ 

ex 

J- 

1 

8 

M 

2 

•rH 

3 

cn 

S 

-H 

o 
o 
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Cont'd. 

Way .and 

Tap  in  Town  Hall 

0 

2 

6.7 

49 

Of 

£.\J 

R  7 

J»  I 

2.0 

•  U± 

oUX 

XD 

O 

c  f 

rvn 

«  L/U 

il  Q 

1  it 

257 

3 

Webster 

0.  P.  Well,  Webster  Lake 
Tub.  Wells,  Tap  in  P.  S. 

0 

2 

6.6 

30 

IX 

iO 

1.8 

•  uo 

•  v( 

1  -x 
i-J 

o  Uc 

•  UU 

123 

3 

Webster  Lake 

2 

10 

6.5 

29 

9.2 

1.4 

8.3 

l  fi 
j.  ♦  <j 

.28 

.09 

8.9 

8 

16 

.04 

0.4 

.00 

Tin 

3 

Blgelow  Road  Well  0.  P.  3 

2 

7 

6*6 

39 

13 

1.8 

9.0 

P  O 

.16 

.04 

12 

11 

14 

.01 

1.3 

.01 

3 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.5 

CXJ 

30 

9.6 

1.4 

8.0 

l  8 

.00 

.04 

ie 

8 

14 

.00 

0.5 

0.7 

3 

Wei lesley 

2  G.  P.  Wells,  Morses  Pond 

1 

Q 
O 

6.7 

J*- 

87 

25 

6.0 

29 

.26 

.28 

12 

17 

69 

.03 

0.7 

.09 

T60 

2 

0.  P.  Well,  Rosemary  Brook 

0 

2 

o.5 

44 

75 

21 

5.5 

31 

1  Q 

.00 

.13 

15 

27 

59 

.00 

1.7 

.23 

2 

G.  P.  Well,  Longfellow  St. 

0 

0 

6.7 

68 

19 

5.3 

23 

1  7 
*.  ( 

.00 

.14 

12 

18 

48 

.00 

0.8 

.05 

2 

G.  P.  Well,  T.  Ceughlln 

1 

10 

6.5 

73 

20 

5.9 

27 

1  6 

.06 

.42 

12 

9 

66 

.02 

1.0 

.09 

e 

Tap,  Public  Works  Bldg. 

0 

Q 

o 

6.7 

49 

81 

23 

5.7 

27 

1.6 

.12 

.32 

14 

22 

58 

.00 

1.1 

.06 

320 

d 

Wellesley  College 

Tubular  Wells,  Direot 

0 

3 

25 

53 

15 

3.4 

28 

1.8 

.00 

.00 

13 

25 

50 

.00 

1.3 

.02 

258 

3 

Tap  in  Administration  Bldg, 

0 

5 

6.3 

25 

52 

15 

3.3 

29 

1.8 

.00 

.00 

14 

25 

56 

.00 

1.4 

.24 

263 

2 

Wenham 

G.  P.  Well  #1 

0 

2 

7.1 

65 

121 

33 

9.2 

12 

2.2 

.01 

.00 

13 

27 

26 

.00 

1.5 

.03 

303 

3 

G.  P.  Well  ff2 

0 

0 

7.t> 

129 

179 

50 

13 

14 

3.5 

.00 

.18 

13 

39 

30 

.00 

0.9 

.01 

420 

JL 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

7.6 

92 

1  ?Q 

q  n 

2.2 

.00 

.00 

14 

26 

.00 

1.8 

350 

1 

West  Beylston 

Oakdale,  G.  P.  Well 

143 

Tap  in  Pump  Station 

0 

3 

6.5 

19 

41 

14 

1.6 

10 

2.3 

.00 

.00 

10 

9 

24 

.01 

1.2 

.01 

2 
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<< 
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00 
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00 

CO 
=«s 

S3 

O  PQ 


O 

a, 
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1 


City  or  Town 

N 

Source 

•H 

Color 

n 

Milligrams  per  Liter 

6 

X)  V) 
CO  ^ 

t  No.  of  Samnles  1 

a 
i 

Hardness 

Calcium 

-H 
U) 
01 

I 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 
(/) 
01 

1 

bt 
C 

1 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

1 

s; 
01 

I 

fa 

0. 

8 

Abl ton-Rock  1  and 

001-013 

Great  Sandy  Bottom  Fond 

1 

1*7 

7.0 

12 

s  ft 

2.0 

X  .  c 

.02 

l.O 

1 0 

J  J' 

.01 

0.4 

.01 

151 

> 

001-020 

O.P.  Well  #1- Pembroke 

8 

6.6 

2«* 

53 

13 

I.O 

85 

1.7 

1.1 

.12 

13 

11 

128 

•  15 

0.1 

.00 

460 

3 

001  -O'JG 

0  P.  Wall  Mk     Fax' m  Pit 

vJ  •  I    •       "Oi    l.      If        f       '    VJa,      O      1    1  \* 

Rockland  -  Raw 

2 

is*, 
3° 

6.8 

13 

JO 

3." 

1  li 

• 

.07 

a  0 

ID 

5f 

.00 

0.1 

.05 

170 

c 

001-04P 

OP     Ur  1  1    tth     Poi  1  a  Pit 

Finished 

1 

3 

6.7 

12 

55. 

ft  a 

l.O 

.08 

*<  •  1 

37. 

.00 

0.1 

.02 

195 

*■> 

c 

001 -OSG 

O.P.  Well  ff^  GT  SAN  BIT! 

Alilng  ton 

5 

25 

6.2 

19 

29 

7.0 

2.6 

20 

1.4 

3.0 

.19 

8.6 

11 

39 

.11 

0.1 

.00 

175 

1 

001-01D 

Tap  In  Town  Hall- Ablng ton 

2 

19 

6.3 

27 

3*». 

8.7 

1  0 

23. 

1.5 

2.1 

.14 

9.0 

12 

36. 

.04 

.  11 

192 

001-010 

0  P.   Well   H?  Meverq 

Ave. -Ablng ton 

k 

13 

6.2 

48 

11 

24. 

2.2 

1.5 

.80 

11 

14 

42 

.02 

1.1 

.01 

255 

2 

Acton 

002-010 

0  P     We] In  #1   A   ?  off 

Mass.  Ave. 

0 

20 

6.2 

2S 

56 

16. 

21. 

3.1* 

.04 

.is 

14. 

22 

44 

.02 

0.6 

0  7 
0  ■  1 

238 

3 

002-020 

Conant  O.P.  Well,  Tap  in 

Pump  Station 

0 

3 

6.1 

Ik 

23 

6.8 

1.5 

23 

1,7 

.28 

.24 

9.4 

0 

30. 

.01 

0.3 

.04 

165 

002-050 

Lawabrook  Rd.,  O.P.  Well 

0 

0 

6.2 

11 

3*. 

10. 

2.2 

18. 

2.0 

.04 

.00 

7.7 

16 

29. 

.00 

4.8 

.03 

195 

1 

002-0'tG 

School  St.  O.P.  Well 

0 

0 

6.3 

26 

5*. 

16. 

3.5 

13. 

2.7 

.10 

.02 

15. 

4 

21. 

.00 

0.7 

.02 

185 

1 

002-050 

Aasabet  CP.  Well  //l 

0 

0 

6.4 

27 

5* 

16 

3.* 

13. 

2.7 

.09 

.01 

16. 

11 

22. 

.00 

0.7 

.04 

173 

2 

002-06G 

Aaaabet  O.P.  Well  §2 

0 

0 

6.1 

30 

70. 

18. 

6.0 

13. 

3-0 

.05 

.20 

7.* 

3* 

23. 

.00 

4.8 

.02 

240 

1 

002-01 D 

Tap  In  Town  Hall 

0 

* 

6.1 

15 

21. 

5.7 

1.6 

23. 

1.7 

.26 

.18 

9.6 

0 

29. 

.00 

0.7 

.72 

173 

3 

Acustme  t 

00>01D 

New  Bedford,  Tap  on  System 

2 

28 

7.1* 

17 

12. 

3.1 

0.9 

16. 

0.6 

.28 

.02 

2.0 

7 

16. 

.01 

0.0 

.11 

106 

3 

Adams  F.I). 

0  04-013 

Basaett  Brook  Reservoir 

1 

2 

7.0 

16 

23 

6.0 

1.8 

0.7 

0.2 

.01 

.01 

2.5 

8 

3.3 

.00 

0.1 

.00 

5*t 

3 

! 

nil  1  L)  'I  cllllo    1  t-I      1  jJ.  LCI 

> 

6 

in 

4) 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

•x. 

Hardness 

.  Calcium 

!o 

0) 

F, 

Sodium 

Potassium 

,  Iron 

<D 
V) 
0) 

1 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

p 

•H 

Copper 

Spec.  Cond 
( Micromhos  / 

,  No.  of  Samr 

Adama  F.D. 

004-01G 

G.P.  Well  #1,  Tap  In  P.S. 
CUES  HAR  B 

1 

3 

7.3 

84 

90 

20 

9.6 

2.5 

0.7 

.03 

.01 

1.5 

9 

7.7 

.00 

0.4 

.00 

175 

3 

004-01D 

Tap  In  Town  Hall 

1 

2 

7.1 

45 

59 

13 

6.1 

1.8 

0.3 

.00 

.00 

2.9 

9 

3.0 

.00 

0.3 

.02 

110 

3 

Agawam 

005-0 ID 

Tap  in  Town  Hall 

1 

8 

6.8 

7 

12. 

3-1 

1.0 

6.0 

0.5 

.07 

.00 

3.7 

7 

11. 

.00 

0.1 

.13 

64 

3 

Amesbury 

007-ois 

Pewow  River 

j 

68 

6.7 

11 

1 7 

'l  Q 

1.1 

8.0 

14 

.0.3 

c 

J 

i  ■» 
*  j' 

OP 

0.1 

o4 

7fl 

j  .? 

007-01 R 

Raw  Water  to  T.P. 

-* 

6.7 

33 

t8 

>wj 

'11. 

2.(3 

Q  O 

^  It 

.22 

6.4 

12 

ll. 

.06 

0.0 

01 

:  •» 

:  J 

007-01P 

Finished 

0 

7  ! '' 
1  ; 

7.6 

42 

3$  ' 

11'. 

2.* 

1  7 

OS 

.16 

Urn  J 

22. 

.00 

0.0' 

.01 

218 

\  ■» 
:  J 

007-01D 

jTap  in  Town  Hall 

1 

8: 

j 

7.i3 

*i 

4o 

12. 

2.4 

32 

1.8 

.18 

.06 

6.1 

32 

21 

.00 

0.0 

1 .09 

220 

3 

Amherst 

j 

008-01S 

'    Atkina  Pond  Outlet  j 

1 

10 

6.5 

"  ! 

813 

2. .3 

0.5 

3.0 

0.5 

.o6: 

.03 

6.7 

9 

4.0 

.01 

0.0 

.00 

39 

3 

008-02S  ' 

Amethyst  Brook,  Outlet  of 
_    Intake  Reservoir 

1 

32 

.6.6. 

7  : 

7.7 

2.0 

.0.6 

O.T 

.11 

.05 

8 

6.0 

.00 

0.0 

.01 

42 

j 

008-OlG 

G.P.  Well  Hi  at  Law.  Swamp 

1 

3 

6.6 

23 

33 

9.2 

2.3 

1.5 

0.9 

.19 

•  02 

11. 

17 

12. 

.01 

0.0 

.01 

98 

3 

008-04G 

G.P.  Well  #2  at  Law.  Swamp 

.  1 

.  0 

6.1 

10 

25 

.7.2 

1.7 

1.7 

0.7 

.11 

.01 

12. 

17 

8.0 

.00 

1.1 

.13 

90 

3 

008-020 

G.P.  Well  #3,  Brown  Prop. 

0 

1 

6.6 

16 

27. 

7.9 

2.2 

1.5 

0.7 

.01 

.00 

12. 

10 

19. 

.00 

0.6 

.00 

94 

3 

008-05G 

Driven  Well  Field,  Brick 
yard  Site 

1 

6 

6.4 

20 

55 

l'l 

5.9 

7.7 

1.0 

.13 

.02 

11. 

19 

19 

.00 

1.3 

.26 

173 

3 

008-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

23 

6.3 

3 

11. 

3-3 

0.6 

3.9 

0.3 

.12 

•  03 

7.1 

8 

6.3 

.00 

0.1 

.17 

48 

3 

Andover 

009-01S 

Hagget'a  Pond,  Raw 

1 

27 

6.8 

19 

36. 

11 

2.3 

20. 

1.5 

.08 

.03 

2.7 

l»t 

37. 

.02 

0.3 

.02 

173 

3 

009-01F 

Hagget'8  Tond,  Tap  in  P.S. 
after  Treatment 

0 

2 

e.4 

27 

36. 

11. 

2.3 

33. 

1.7 

.02 

.01 

2.8 

22 

38. 

.00 

0.3 

.02 

215 

3 

M  i  1 1  i  FTvunr;  pop  I  titer 

6 

in 
B 

r-l 

City  or  Town 

Turbidity 

h 

■jj 

jness 

,  Calcium 

s 

■H 
M 
0) 

§ 

•H 
W 
V) 

« 

43 
O 
O. 

0) 

in 
§ 

1 

3 

Sulfate 

Chloride 

= 

i 

:.  Cond 
rromhoS' 

Mh 

O 

Col 

Sod: 

c 

0 

s 

rH 
•H 

c/: 

B 

•H 

p 
q 

0 

%  IP 
in 

O 

Amiovor 

0O9-030 

Abbott  O.P.  Well,  Tap  In 
P.S. 

1 

2 

7.6 

BO 

12. 

2.9 

13. 

2.3 

.01 

.02 

11. 

19 

31 

.00 

1.2 

.04 

212 

3 

009-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

10 

7.8 

27 

1(0. 

12. 

2.5 

30. 

1.8 

.19 

.01 

4.4 

22 

37. 

.00 

0.4 

.02 

217 

3 

Arlington 

010-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

14 

6.7 

6 

It 

3.6 

0.7 

5.3 

0.7 

.32 

.01 

2.4 

8 

8.3 

.02 

0.3 

.04 

58 

3 

Ashburnham 

011-013 

Upper  Naukeag  Lake,  Tap 
in  P.3. 

1 

13 

6.7 

5 

5.5 

1.8 

0.3 

5-5 

6.  4 

.06 

2.0 

4 

7.5 

.00 

0.0 

.08 

43 

2 

011-OlD 

Tap  in  Town  Hall 

•  ■  1       T  •  •'  ;  ■'     1  *    •  1  j 

1 

9 

6.4 

6 

6 

2.0 

0.3 

5-5 

0.4 

.14 

.01 

1.6 

3 

8.0 

.00 

0.0 

.28 

"3 

2 

A.hfleld 

...  '    .         :  .      ;     ...  | 

IV  1  13  1        !        1     •  '  ™* !  1 

013-013  1 

Hiland  Spring  Res.,  Tap 

2 

33 

6.7 

38 

42. 

15. 

0.8 

1.7 

0.7 

.35 

.30 

4.0 

5 

•».3 

.01 

0.1 

.01 

94 

3 

01>01D 

Tap  in  Town  Hall 

2 

12 

6.8 

29 

35. 

r3" 

0.7 

1.3 

0.5 

.64 

0.3 

3-5 

5 

5.0 

.02 

0.1 

.07 

79 

3 

Ashland 

014-040 

O.P.  Well  #4,  Howe  St. 

1 

20 

6.8 

11 

18. 

5.0 

1.2 

17 

1.0 

.02 

3.2 

10 

26 

.00 

0.0 

.00 

120 

1 

014-050 

O.P.  Well  #5,  Howe  St. 

1 

20 

6.3 

7 

19 

5.5 

1.3 

if. 

1.0 

.05 

•  37 

4.4 

10 

27 

.00 

0.0 

.00 

122 

1 

014-01D 

Tap  on  System 

2 

50 

6.3 

12 

21. 

6.5 

1.2 

17. 

1.0 

1.5 

.56 

3-8 

10 

27. 

.00 

0.0 

.08 

126 

l 

Athol 

1  ' 

015-02S 

Newton  Heservoir,  Raw 

2 

90 

6.3 

9 

7.3 

2.1 

0.4 

1.9 

0.6 

1.1 

.10 

4.8 

6 

6.3 

.03 

0.1 

.03 

30 

3 

015-02P 

Newton  Reservoir,  Finished 

2 

12 

6.7 

22 

21 

7.3 

0.8 

21 

1.0 

.35 

.10 

4.2 

15 

25. 

.03 

0.1 

.01 

150 

3 

015-010 

New  So.  St.  O.P.  Well 

2 

8 

6.4 

26 

37 

12. 

1.9 

13 

2.7 

.21 

.42 

10 

16 

22 

.05 

1.0 

1.9 

158 

5 

015-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

7 

6.5 

21 

30 

10 

1.3 

18. 

2.0 

.24 

.18 

7.0 

15 

25 

.00 

0.5 

.16 

157 

3 

Attleboro 

016-010 

O.P.  Well,  Bank  St.,  Raw 

4 

62 

6.2 

19 

35 

10 

2.3 

14 

1.3 

1.5 

.25 

9.7 

15 

23 

.17 

0.5 

.00 

143 

3 

4 


1 

Milligrams  per  Liter 

City  or  Town 

N 

X 

Source 

Turbidity 

Color 

a: 

Alkalinity 

Hardness 

.  Calcium 

■r\ 
(fl 

0) 

c 

Sodium 

Potassium 

Iron 

<D 

in 

01 

§ 

i 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Mitrate  N 

Copper 

Spec.  Cond 
(Micromhos/cm. 

,  Mo.  of  Samples 

Attleboro 

01 6-01 F 

G.P.  Well,  Bank  St.,  Finish 

1 

42 

6.6 

55 

33 

9.3 

2.3 

Hi. 

1.2 

1.9 

.26 

10 

1 

26. 

.12 

0.6 

.00 

222 

3 

\J  X  vJ —  \J"\J 

G.P.  Well  01,  Holden  St. 
North,  Raw 

3 

65 

6.3 

35 

25 

6.6 

2.0 

30 

0.7 

1.8 

.15 

10 

16 

17 

.07 

0.2 

.08 

176 

3 

G.P.  Well  #2,  Holden  St. 
South,  Raw 

3 

67 

6.4 

23 

33 

10 

2.2 

17. 

0.9 

1.4 

.20 

8.2 

11 

22. 

.11 

0.1 

.03 

155 

3 

uiu*uir 

G.P.  Wells  /fl  *  2,  Holden 
St.,  Combined,  Finished 

2 

55 

6.9 

52 

32 

9.3 

2.1 

33 

0.8 

1.9 

.15 

9.1 

2 

17 

.07 

0.2 

.01 

l60 

2 

G.P.  Well  #2,  West  St., So. 
Attleboro,  Raw 

0 

0 

6.6 

12 

35 

11 

2.0 

18. 

1.2 

.03 

.27 

3.3 

13 

37. 

.00 

0.3 

.00 

180 

i: 

G.P.  Well  #3    West  St.. 
So.  Attleboro 

0 

1 

6.4 

12 

35 

11. 

2.1 

19. 

1.3 

.06 

.07 

3.5 

13 

38 

.00 

0.1 

.01 

182 

3 

Ol  fi-OQfl 

O.P.  Well  #4,  West  St.,  So, 
Attleboro,  Raw 

0 

2 

6.5 

1  k 
1M 

flu 

13. 

1.9 

dx  * 

1  It 
1  •  ■* 

.16 

ft 

14 

.00 

0  1 

.01 

190 

Ol  6-100 

G.P.  Well  #5,  West  St.,  So, 
Attleboro,  Raw 

0 

0 

6.'i 

12 

3o 

12 

1.9 

23 

fin 

.01 

4  ? 

4l 

.00 

.04 

198 

-*, 

j 

016-110 

G.P.  Well,  West  St.,  So. 
Attleboro,  Raw 

3 

12 

6.!» 

22 

42 

13. 

2.1 

23 

1.0 

.25 

.20 

6.3 

15 

"3. 

.00 

1.0 

.07 

217 

3 

016-12G 

O.P.  Well  West  St.,  So. 
Attleboro,  Raw 

2 

27 

6.4 

11 

3o. 

11  • 

2.0 

1*1 

n  ft 

.28 

^  ft 

1  ^ 

.06 

0.1 

.01 

175 

3 

01O-0<?G 

uug  wens  west  ou,  00, 
Attleboro,  Raw 

0 

2 

6.6 

13 

38 

12 

1.9 

20 

1.1 

.02 

.01 

1.9 

13 

39 

.00 

0.3 

.08 

178 

3 

016-02P 

All  West  St.  Wells,  Finish 

1 

7 

7.1 

38 

37 

12 

2.0 

38 

1.3 

.10 

.08 

3.8 

1 

4o 

.00 

0.4 

.02 

237 

3 

01  6-1 1 s 

Seven  Mile  River,  Inlet  to 
Filters,  Orr's  Pond 

1 

16 

7-0 

13 

35 

11 

1.9 

20 

1.1 

.08 

.03 

1.0 

13 

33. 

.02 

0.1 

.00 

17^ 

3 

016-02S 

Canal  near  G.P.  Wells,  Wes 
Mansfield,  Wading  M. 

1 

*»5 

6.7 

13 

27 

7.8 

1.7 

19 

1.0 

.20 

.05 

4.0 

8 

29 

.00 

0.1 

.00 

15< 

3 

1 

Hill  ipX'Tntf 

per 

Liter 

City  or  Town 

N 

Source 

Turbidity 

1 

8 

% 

I 

in 

tn 

•H 
O 

3 

| 

•H 

in 
I 

Potassium 

B 
P 

H 

in 
I 

§ 
I 

8 

•H 

.3 
ir. 

<u 
td 

to 

Chloride 

j 

z 

I 

•H 

u 

& 

5 

0 

6 

t>  in 
C  O 

Q  ■£ 
c 

8  si 

to  ^ 

in 
6 

Jl 

>t  1 

0 

.§ 

Attleboro 

016-030 

1  Wells, Wading  H .  ,  Filter 
Basin.  Raw 

l 

9 

7.0 

12 

21 

6.9 

1.6 

17 

1.0 

.01 

.00 

3.5 

11 

26. 

.00 

0.3 

.01 

Hi 

2 

016-03F 

<i  Wells,  Wading  It.,  Finish 

0 

7 

6.9 

20 

27. 

7.8 

1.7 

25. 

1.1 

.00 

.01 

4.1 

0 

30. 

.00 

0.2 

.03 

179 

3 

016-01 D 

Tap  on  System 

1 

3 

7.3 

36. 

38 

12 

2.0 

36 

1.3 

.10 

.05 

3.H 

1 

list 

to 

.00 

0.4 

.02 

228 

3 

Auburn  W.U. 

017-oia 

Q.P.Weil  #1,  Tap  In  P. 3. 

0 

0 

6.6 

38 

13" 

*7 

1-3 

75 

C  It 
O.I 

.00 

.00 

9.1 

23 

110 

.00 

3.6 

.05 

603 

3 

017-020 

O.P.  Well  #2, Tap  In  P.S. 

0 

0 

6.1 

50 

278 

98 

8.3 

191 

12. 

.03 

'.00 

7.5 

31 

108 

.00 

1.6 

.02 

1370 

3 

017-03G 

O.P.  Well  #3,Tap  in  P. 3. 

0 

0 

6.4 

53 

138 

18 

1.1 

52 

7.2 

.01 

.00 

8.6 

23 

117 

.00 

1.9 

.04 

523 

3 

017-040 

L    J..-,    f'        ["*     1  ! 

Walsh  Ave.  G.P.  Well  /fl 
at  Dark  Ek. 

1 

6 

6.5 

56 

108 

36 

1.1 

36 

5.1 

.31 

.39 

13 

26 

81 

.00 

1.1 

.03 

425 

3 

017-05G 

Walsh  Ave.  G.P.  Well  #5 
•t  Dark  Ek. 

1 

3 

6.7 

65 

89 

29 

3-9 

21 

1.5 

.10 

.19 

13 

18 

19 

.03 

0.9 

.00 

318 

3 

Auburn 

017-01D 

Tap  In  Town  Hall 

0 

7 

6.5 

50 

144 

50 

1.5 

65 

7.0 

.02 

.00 

9.9 

1 

120 

.00 

1.1 

.90 

560 

1 

Auburn-Elm  "ill  W.D. 

017-B01D 

Tap  onSystem 

1 

19 

6.6 

8 

18 

5.3 

1.0 

6.7 

1.6 

.  32 

.02 

3.1 

10 

12 

.01 

0.1 

.11 

77 

3 

AuUim-Woodland  W.D. 

017-C01<1 

Tap  on  System 

0 

10 

6.6 

6 

11 

3.2 

0.6 

1.6 

0.8 

.15 

.01 

3.6 

6 

8.7 

.00 

0.1 

.15 

51 

3 

Avon 

018-01G 

G.P.  Well  #1,  Off  Rte.  28 

0 

1 

6.1 

26 

68 

18 

5.7 

11 

2.1 

.03 

.06 

10 

22 

58 

.00 

1.9 

.00 

513 

3 

018-02G 

G.P.  Well  H2,  Off  Rte.  28 

7 

38 

6.4 

56 

72 

19 

6.0 

25 

1.6 

1.2 

1.8 

10. 

19 

38 

.22 

0.1 

.00 

270 

3 

018-030 

Old  Dug  Well,  Off  Main  St. 

0 

2 

6.0 

12 

44 

11 

3-7 

32 

1.6 

.17 

.01 

9.0 

15 

55 

.00 

2.2 

.01 

237 

3 

018-0*10 

G.P.Weil  #3,  Drive  In 
Theatre 

0 

0 

6.1 

25 

66 

19 

1.6 

1l 

3-0 

.02 

.09 

9-9 

22 

56 

.19 

1.0 

.02 

330 

1 

6 


1 

I  |  J.  |_  J.  J  J'.I  CUIlO     \S*^l  IllLCI 

City  or  Town 

'  s 

Source 

Turbidity 

Color 

a: 

& 
•d 

1 

Hardness 

.  Calcium 

■  rH 

in 
4> 

& 

Sodium 

Potassium 

Iron 

<u 

V) 
at 

§ 

1 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

.a 
• 

Nitrate  N 

U 

o 
o 

Soec.  Cond 
(Micromhos/cm. 

10 
i) 

jj 
0 

0 

Avon 

018-05G 

Tub.  Well  #4,  Connoly  St. 

d 

6.3 

31 

j  j 

16 

3.8 

22 

■»■•.? 

m 

.UL 

.22 

XX  « 

X  1 

42 

.03 

•i  •  3 

.00 

P~V7 

3 

Avon 

018-01D 

Tap  on  System,  Town 

0 

i 

6.2 

34 

69 

1Q 

5.1 

12 

J*- 

2.1 

.  10 

.27 

11 

21 

S2 

.01 

.07 

278 

3 

Ayer-  Fort  Devens 

019A01S 

Old  P.S.  Grove  Pond 

1 

■» 

6.7 

38. 

sp 

16 

3.0 

2.4 

.22 

.26 

11 

PS 

.04 

1# 

.02 

PI  s 

2 

019A010 

Patton  CP.  Well 

0 

j 

7.2 

92 

116 

38 

5.0 

7.3 

2.2 

-OS 

.09 

.10 

18 

21 

.00 

0.7 

.05 

257 

3 

019A02G 

Shabokin  Gravel,  Packed 
Well 

1 

£ 

7.4 

75 

PQ 

2.8 

1.8 

.15 

7  6 

16 

8  *> 

O.J 

.01 

0.1 

.03 

180 

3 

019A030 

McPheraon  Well 

1 

5 

7.1 

40 

112 

36 

5.3 

33 

2.4 

.16 

.01 

10 

51 

66 

.00 

o.c 

.03 

383 

3 

019A01D 

Tap  In  H.W.  Building 

1 

5 

7.2 

72 

86 

29 

3.7 

6.1 

1.9 

.18 

.05 

8.2 

9 

15 

.00 

0.2 

.00 

207 

3 

Ayer 

019-010 

G.P.  Well  01,  Tap  at  Well 

k 

19 

6.6 

57 

67 

22 

2.7 

17 

2.9 

1.3 

1.1 

13. 

2 

39 

.07 

o.s 

.02 

242 

2 

019-020 

O.P.  Well  #2,  Tap  In  P.S. 

6 

22 

6.9 

61 

70 

23 

2.9 

19 

2.5 

1.2 

l.'l 

12 

8 

31 

.19 

0.2 

.01 

250 

3 

019-01D 

Tap  in  Town  Hall 

5 

12 

6.8 

58 

69 

23 

2.7 

18 

2.8 

.58 

0.9 

13 

30 

.OS; 

o.s 

.13 

?40 

3 

Barnstable  W.Co. 

020-010 

G.P.  Well  Straightway 

0 

1 

5.9 

0 

20 

3.7 

2.6 

16. 

1.') 

.07 

.12 

6.7 

9 

24 

.o<; 

3.e 

.02 

133 

3 

020-020 

2  G.P.  Wells,  Maher  Field 

1 

13 

6.1 

12 

16 

3.7 

1.8 

10. 

1.0 

.40 

.11 

7-7 

2 

15 

.01 

0.7 

.0^ 

94 

2 

020-03G 

O.P.Weil,  Hyannisport 

0 

0 

6.7 

28 

42. 

13 

2.2 

10 

1.0 

.'10 

.05 

9.5 

0 

16. 

.01 

1.2 

.0;! 

l'to 

1 

020-04G 

O.P.Weil,  Mary  Dunn  #1 

3 

25 

5.6 

6 

9 

1.5 

1.2 

8.0 

0.6 

1.1 

.05 

5.5 

6 

14. 

.05 

0.1 

.02 

68 

l 

020-050 

O.P.  Well  Mary  Dunn  f}2 

2 

3 

5.9 

7 

9 

1.3 

l.'l 

9.0 

0.7 

.2'! 

.06 

6.4 

4 

15 

.01 

0.2 

.04 

72 

2 

020-06G 

G.P.  Well,  Simmons  Pond 

1 

1 

6.4 

23 

38 

12 

2.2 

lit 

1.0 

.01 

.05 

9.2 

1 

18 

.00 

1.2 

0.4 

145 

3 

020-07G 

G.P.  Well,  Maher  Field 
Electric 

1 

2 

6.1 

9 

14 

2.7 

1.7 

10 

0.9 

.26 

.13 

7. 4 

1 

14. 

.00 

0.6 

.01 

88 

3 

7 


I 

Mi  lli  .  1                  tu>i'    1   1  for' 

rl  1  J  1  1  yX  fUIU>               IJ  U  l 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

1 

1 

in 

Ul 
01 

.  Calcium 

lesium 

% 

•H 

in 

in 

id 

0 
o~ 

Iron 

v 

in 

4) 

!fl 

Q 

s 

10 

0 

•H 

Sulfate 

41 

'O 
•H 

b 

6 

i 

0. 

\ 
-u  in 
c  0 
Q  -G 
K 

in 
G 

H 

Uh 
O 

Coli 

< 

1 

Sodi 

d 

IT. 

c 

Q 
O 

6 

Barnstable 

Water  Co. 

020-01 D 

Tap  in  Water  Dept. 

1 

2 

6.1 

22 

27 

8 

1.9 

10 

1.0 

17 

.07 

7.9 

B 

J 

11 

.01 

0.7 

.18 

109 

0 

Barns  tabl  e 

rlre  Diet. 

Ot?OA01u 

G. P. Well  §1,  Phinney'e 
Lane 

0 

0 

6.2 

10 

25 

5.0 

3.0 

16 

1.0 

.0) 

.01 

9.0 

1 

31 

.0( 

0.8 

.03 

1  V> 

•> 

020A020 

G. P. Well  #2 

0 

0 

6.2 

5 

8 

1.2 

1.2 

9.1 

0.5 

.01 

.00 

6.3 

5 

13 

.oc 

0.1 

.02 

63 

3 

020 AO ID 

Tap  on  Systen,  W.D.  Office 

0 

0 

6.2 

10 

19. 

3.8 

2.2 

13- 

0.8 

.08 

.00 

8.3 

0 

22. 

.oc 

o.r 

.14 

106 

3 

Barnstable 

Cotult 

020B010 

5  O.P.  Wells  Rte.  28 

0 

2 

6.3 

6 

10 

1.4 

1.5 

8.5 

1.1 

.11 

.O'l 

4.1 

3 

12 

.00 

0.4 

.07 

75 

2 

020B020 

High  St. 

0 

J 

6.0 

6 

11. 

1  Q 

1.6 

R  7 
0. 1 

1.0 

1  h 
.11 

.02 

1.3 

0 

13- 

.oq 

0.5 

.on 

79 

3 

020B03G 

Old  King's  Highway  #1 
G.P.  Well 

0 

2 

5.8 

£ 
u 

1  -a 

1.8 

2.0 

10 

AO 

.04 

nil 

5.0 

3 

lo. 

,00 

1.0 

.02 

92 

3 

020B040 

Old  King's  Highway  #2, 
O.P.  Well 

0 

1 

5.9 

8 

12 

1.1 

2.0 

10 

2.2 

.02 

.03 

6.7 

3 

15 

.00 

0.9 

.05 

87 

020 K>1  D 

Tap  in  W.D.Office 

0 

4 

5.0 

6 

12 

1.9 

1.8 

10 

M 

.08 

5." 

6 

14 

.00 

1.0 

.04 

87 

3 

020C010 

Centervllle-Osterville 
Tub.  Wells,  McShane 

1 

8 

6.1 

D 

1  C 

2.5 

2.1 

11. 

.11 

•  07 

0.0 

8 

17. 

.00 

1.9 

.0? 

106 

1 

0<rOCO<>G 

Centervllle-Osterville  W.D 
*>  O.P.  Wells-  Arena 

0 

3 

6.3 

7 
1 

i  1 

J.  1 

1.6 

1.6 

8 

(\  Q 

.01 

A  7 

6 

13 

.  00 

n  ft 
U  .  0 

•  00 

77 

3 

02OCOU0 

Centerville-OBterville 
O.P.  Well  #7,  Craigville 

1 

3 

5." 

a 
0 

3.0 

2.5 

15 

1  0 

.00 

•  12 

5.0 

8 

.00 

1  .  '1 

.03 

130 

l 

020C07G 

Centerville-Osterville 
G.P.  Well  #8,  Craigville 

1 

3 

5.1 

« 

1ft 

3-0 

2.5 

15. 

1  0 
1  •  t 

.00 

5.0 

8 

•  00 

1.4 

•  03 

130 

1 

020C05G 

Centerville-°3terville 
O.P:Well  #9,  I-umbert 

0 

4 

5.8 

7 

11 

2.0 

1.1 

8.9 

0.9 

.01 

.11 

6.3 

9 

17 

.00 

1.1 

.01 

81 

2 

020C06G 

Centervllle-Osterville 
O.P.  Well  #10,  Main  St. 

0 

2 

6.1 

10 

19 

1.1 

2.2 

10 

1.6 

.05 

.01 

7.0 

12 

17 

.00 

0.9 

.02 

104 

3 

I 

Milligrams  per 

Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

i 

Hardness 

Calcium 

•H 

VI 
(1 

& 

i 

Sodium 

fj 

•H 

in 
in 

O 

& 

Iron 

<u 
in 

i 

c 

1 

0 

•H 

r-i 
•ri 

CO 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

HI 

Copper 

Soec .  Cond 
(Micromhos/cm. 

,  Mo.  of  Samples 

Barnstable 

020C01D 

Centerville-Osterville 
Tap  on  System,  W.U.  Office 

0 

I. 

6.0 

8 

12 

1.7 

1.7 

O 

0.7 

.00 

.01 

6.5 

0 

15 

.00 

0.9 

.02 

75 

3 

Bar  re 

021-01S 

Reservoir,  Allen  Hills 

17 

60 

7.0 

13 

3.9 

0.8 

6.5 

1.2 

1.6 

.02 

2.9 

11 

8.5 

.05 

0.1 

.36 

70 

2 

021 -01G 

New  Well,  Tap  in  P.S.  So 
Barre  Rd. 

1 

2 

6.2 

8 

18 

5.3 

0.9 

8.5 

1.6 

.20 

.05 

10 

12 

12 

.00 

0.5 

r\  It 

.04 

89 

2 

021-01D 

Tap  in  Town  Hall 

2 

ik 

6.5 

8 

13 

3-8 

0.8 

5-5 

1.1 

.19 

.00 

3.9 

11 

7-0 

.01 

0.1 

.22 

60 

2 

Bedford 

025-010 

G.P.  Well  §X,  Page  3ohool 

10 

33 

6.6 

31 

50 

14 

8.3 

30 

3-1 

0.8 

.41 

9.3 

21 

t5 

.28 

1.2 

.27 

247 

3 

02>02G 

G.P.  Well  #2,  Shawsheen 
Well  Field 

1 

17 

6.3 

22 

47 

17. 

3.4 

29 

3-1 

.07 

.26 

9.3 

22 

15. 

.04 

1.0 

.00 

240 

3 

023-030 

O.P.  Well  #3,  Mitre  Well, 
Route  62 

0 

3 

6.1) 

23 

68 

20 

4.0 

36. 

4.8 

•  09 

.22 

10 

27 

67 

.01 

2.6 

.01 

337 

3 

023-01*0 

Well  ff6,  Old  Dug  Well 

0 

5 

6.6 

18 

"3 

8.2 

2.1 

14. 

1.1 

.05 

•  30 

7.1 

12 

23 

.01 

1.1 

.00 

133 

3 

023-05G 

G.P.  Well  #7,  Middlesex 
Turnpike 

1 

13 

6.14 

23 

'19 

l4 

2.2 

31 

2.6 

.05 

.57 

9.9 

21 

50 

.19 

0.2 

.01 

245 

2 

02  V060 

G.P.  Well  HQ,  Middlesex 
Turnpike 

2 

19 

6.4 

2't 

4l 

12 

2.7 

21 

2.0 

0.3 

.24 

12 

18 

36 

.15 

0.4 

.22 

197 

3 

023-07G 

G.P.  Well  #9,  Middlesex 
Turnpike 

0 

6 

6.4 

17 

42 

12 

2.7 

2'l 

2.0 

.04 

.09 

10 

18 

*3 

.06 

0.6 

.00 

207 

3 

02>08G 

G.P.  Well  //'i,  Shawsheen 
Well  Field 

1 

5 

6.5 

15 

33 

9.0 

2.3 

16 

1.4 

.03 

.12 

7.>* 

15 

27 

.01 

0.5 

.00 

154 

2 

023-09G 

G.P.  Well  #5,  Shawsheen 
Well  Field 

1 

5 

6.5 

16 

31 

8.0 

2.  4 

14. 

1.3 

.05 

.12 

7.1 

15 

24 

.01 

0.7 

.00 

147 

2 

023-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

9 

6.3 

29 

<*7 

It 

3.1 

27 

2.7 

.03 

.06 

9.8 

22 

*3 

.00 

1.0 

3.5 

255 

3 

9 


1 

Mil  1  I  «m  -iint-    r»n r">    1  1  tap 

Ml  1  1 1  pi  <uns  JX:i    |«l  If  1 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

a 

8 

0. 

i 

to 

V) 
4) 

1 

re 

■H 
O 

3 

0 

% 

■ri 

in 

•<i 
ft 

(/) 

rd 

c 
1 

<u 
in 

§ 
fci 

3 

•A 

IT. 

U-l 

in 

■ 

•rt 

O 

■ 

•H 

| 
c 
0 

0 

6 

X)  in 
C.  O 
Q  -6 

1/1 

M 
<U 

ji 

'i  . 

O 

O 

Bedford  V.A.  Hospital 

023A02G 

Deep  Well  Bldg.  #30, 
Bedford 

0 

8 

6.'l 

19 

11 

8 

2.6 

17 

1.5 

.10 

.01 

6.6 

15 

12 

.01 

0.7 

.27 

180 

1 

023A01G 

2  O.P.  Wells,  Lexington 

2 

16 

6.'i 

18 

12 

13 

2.5 

17 

1.8 

0.1 

.01 

6.1 

15 

11. 

.01 

1.0 

.12 

171 

1 

0?  3A01D 

Tap  In  Hospital 

0 

7 

6.) 

13 

35 

13 

2.0 

18 

1.5 

.08 

.02 

1.2 

15 

30 

.05 

0.5 

.28 

179 

1 

Belchertown 

021-01G 

Tub.  Wells,  Tap  In  P.S. 

0 

2 

6.2 

15 

66 

IB 

5.2 

31. 

3.1 

.01 

.00 

11. 

19 

72 

.00 

1.0 

.38 

313 

3 

02*1-01  D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

3 

6.2 

16 

66 

18. 

5.2 

31. 

3.* 

.00 

.01 

12 

19 

70 

.00 

1.0 

•  31 

313 

3 

Belchertown  Stat*  School 

021A01G 

Tub.  Wells,  Raw 

2 

18 

6.9 

30 

56 

15 

*.5 

15 

2.1 

.71 

22 

13 

16 

35. 

.03 

0.3 

.00 

200 

3 

021A01P 

Tub.  Wells,  after  Treatment 

1 

16 

7-i 

'12 

57 

15 

1.5 

22 

2.5 

0.7 

.22 

10. 

17 

35. 

.02 

0.3 

U3 

230 

3 

021A01D 

Tap  in  Admn.  Building 

1 

7 

7.1 

62. 

17. 

1.1 

22 

2.1 

.28 

.03 

11 

17 

31. 

.00 

0.3 

.02 

2l0 

3 

Bel  1 Ingham 

023-01 G 

G.P.  Well  #1,  Tap  in  P.S. 

0 

1 

6.'l 

20 

28 

8.5 

1.1 

6 

1.0 

.01 

.00 

10 

10 

9.3 

.00 

0.6 

.01 

91 

3 

025-030 

G.P.  Well  //•>,  Wrentham  ltd. 

1 

6.1 

20 

30 

9 

1.5 

6.7 

1.2 

.07 

.11 

12 

11 

8 

.01 

0.9 

.00 

97 

3 

025-OlG 

New  G.P.  Well  fh,  Wrentham 
Rd. 

0 

0 

6.5 

17 

23 

6.9 

1.2 

5 

0.8 

.01 

.01 

9.6 

8 

7.3 

.00 

1.0 

.01 

71 

3 

025-050 

O.P.  Well  #5,  Taunton  St. 

0 

0 

6.5 

21 

?9 

8.'i 

1.9 

11 

1.5 

.00 

.00 

12 

8 

18 

.00 

1.9 

.01 

121 

3 

025-06G 

G.P.  Well  #6,  Hartford  Ave. 
4  Stall  Brook 

2 

It 

6.0 

53 

15 

1.0 

22 

2.1 

.11 

.01 

10. 

5 

60 

.00 

0.1 

.11 

233 

2 

025-07G 

G.P.  Well  Ifj,  Hartford  Awe 
ft  Stall  Brook 

0 

2 

6.3 

1l 

10. 

3.7 

11. 

2.3 

.06 

.03 

13. 

8 

28. 

.03 

0.3 

.05 

153 

3 

025-0BG 

G.P.  Well  #8,  Hartford  Ave. 
*  Stall  Brook 

1 

2 

6.* 

21 

33 

8.5 

2.6 

9 

1.6 

.21 

.11 

12. 

12 

19 

.02 

0.1 

.01 

123 

3 

Be  1  mi  in  L 

026-01 0 

Tap  in  Town  Hall 

1 

12 

6.7 

6 

13 

3.9 

0.7 

5-5 

0.8 

.11 

.00 

2.7 

9 

8.0 

.13 

0.2 

.06 

58 

2 

1  u 


City  or  Town 

1 

Source 

Turbidity 

Color 

a: 

(X 

Milligrams  per  Liter 

Soec.  Cond 
(Micromhos/cm. ) 

(0 
0) 

jl 

Mm 
O 

O 

1 

i. 

10 

in 
01 

Calcium 

•H 

ID 

a) 
f 

Sodium 

Potassium 

Iron 

<D 
(0 

i 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

<u 

t 
P 

•H 

Copper 

Bemardaton 

029-01G 

Dug  Well,  Tap  in  P.  S. 

2 

7 

6.8 

8 

It. 

2.9 

1.6 

2.0 

A  Jl 

0.1 

•  11 

.00 

3*9 

0 

2.3 

.00 

0.2 

.01 

l»3 

3 

029-02G 

Oravel  Developed  Well, 

Tap  in  Pump  Station 

3 

14 

6.8 

7 

14. 

2.9 

1.5 

2.0 

0.3 

.34 

.00 

4.1 

6 

2.3 

.00 

0.1 

.01 

47 

3 

029-01D 

Tap  In  Town  Hall 

0 

3 

7.0 

Ik 

20. 

6.3 

1.0 

2.0 

0.5 

.02 

.00 

4.2 

9 

2.2 

.00 

0.1 

.00 

54 

3 

Billerlca 

031-01S 

Concord  River  opp.  P.  S. 

4 

50 

6.6 

19 

38 

9 

2.3 

23 

2.4 

0.5 

.09 

3.2 

16 

40 

.08 

0.4 

.45 

200 

4 

031-01P 

Concord  River,  Finished 

1 

2 

6.6 

10 

38 

12 

2.3 

27 

2.5 

.04 

.07 

3.2 

25 

47 

.04 

0.4 

.01 

233 

4 

031-01D 

Tap  In  Town  Hall 

0 

3 

7.6 

26 

37 

11 

2.3 

40. 

2.4 

.01 

.06 

3.4 

26 

49. 

.00 

0.4 

.01 

272 

3 

Billerlca,  Hue. of 

Corr. 

031A01Q 

P.  S.  Tubular  Well  Pield 

1 

15 

6.7 

19 

56 

16 

3.7 

28 

4.5 

.16 

.02 

6.1 

21 

49 

.00 

2.8 

.09 

245 

2 

031A01D 

Tap  in  Engineer's  Office 

1 

20 

6.3 

21 

59 

17 

3.8 

27 

5.1 

.09 

.02 

6.3 

21 

55 

.01 

3.1 

.10 

290 

2 

Blacks tone 

0)2-010 

0.  P.  Well  #1,  Tap  in  P.S. 

0 

2 

6.3 

15 

27 

8.2 

1.6 

9.3 

2.5 

.01 

.01 

7.1 

14 

13- 

.00 

1.4 

.01 

109 

3 

032-020 

0.  P.  Well  #2,  Tap  in  P.S. 

0 

4 

6.1 

13 

24 

7.5 

1.4 

8.7 

1.8 

.13 

.07 

7.7 

12 

14 

.00 

1.0 

.04 

102 

3 

032-030 

0.  P.  Well  #3 

1 

C 

6.1 

6 

10 

3«l 

0.6 

3.0 

n  <^ 
0.5 

•  O 

.04 

Q 
O 

3.  / 

•  UU 

0.1 

•  dd 

hi 
id 

3 

032-040 

0.  P.  Well  #4,  Harris  Pond 

0 

2 

6.2 

12 

21 

6.4 

1.1 

7.3 

0.9 

.00 

.15 

7.9 

9 

10 

.01 

0.5 

.01 

81 

3 

032-01D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

2 

6.2 

17 

28. 

9.1 

1.2 

9 

1.6 

.04 

.00 

7.8 

2 

10 

.00 

0.9 

.43 

101 

3 

Blandford  P.  D. 

033-01 S 

Long  Pond  Direct 

0 

12 

6.8 

6 

10 

2.5 

0.6 

1.0 

0.3 

.03 

.00 

1.4 

5 

1.7 

.01 

.00 

.00 

29 

3 

033-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

10 

7.3 

11 

14. 

5.0 

0.4 

1.0 

0.3 

.05 

.00 

1.3 

5 

2.0 

.00 

0.0 

.02 

38 

3 

Boston 

035-01D 

Tap  in  City  Hall 

1 

12 

6.7 

9 

15 

4.7 

0.9 

6.7 

0.8 

.06 

.02 

2.6 

8 

14. 

.12 

0.2 

0.4 

73 

3 

Bourns  W.  0. 

1 

O36-OIO 

Pocassett 

G.  P.  County  Road  Well 

0 

4 

6. 4 

7 

10 

2.1 

1.0 

7.7 

0.6 

.03 

.00 

8.4 

4 

11 

.00 

0.1 

.02 

5? 

3 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

:n 

ni  1  ]  1  i'i  tuns  1 

1  j  ter 

6 

u  in 
c  O 

J 

M 

6 

j! 

<<< 

0 

0 

| 

1 

tn 
in 
<U 

1 

Calcium 

•H 
10 

| 

1 

CO 

§ 

•H 

in 
1/1 
nj 

O 
a. 

c 
0 

H 

m 

i 

3 

■rl 
t-i 

•A 
if. 

Sulfate 

Chloride 

j 

Nitrate  N 

u 

% 

p 
0 

Bourne  W.  D. 

036-020 

0.  P.  Well  Rt  28A,Cataunet 

0 

2 

6.2 

7 

11 

1.3 

13. 

0.7 

.01 

.00 

8.2 

i, 

10 

.00 

<J. } 

.01 

90 

3 

036-030 

0.  P.  Bourne  Town  Forest 

1  . 

2 

6.3 

7 

10 

2.1 

1.1 

8. 

0.5 

.07 

.00 

8.5 

c. 
j 

12 

.00 

n  1 

.01 

69 

3 

O36-OID 

Tap  In  Water  Dlst.  Office 

0 

2 

61 4 

8 

10 

P  ? 

c  •  c 

1.1 

8 

0.6 

.01 

.00 

7.9 

1 1 
1 X 

.00 

>' .  1 

.02 

62 

3 

Bourne, Burr.  Bay  W.  D. 

• 

036A010 

0.  P.  Well  &  Tubular, 

Bournedale  Road 

0 

1 

6.4 

7 

7 

1.2 

0.9 

6. 

0.5 

.03 

.00 

7.2 

4 

8 

.00 

0.0 

.03 

60 

3 

O36AO20 

0.  P.  Well,  Head  of  Bay  Rd. 

0 

3 

6.3 

7 

11 

1.9 

1.3 

7. 

0.5 

.00 

.00 

7.6 

7 

10 

.00 

0.4 

.00 

59 

3 

O36AOID 

Tap  In  W.  Ulat.  Office 

0 

2 

6.3 

8 

11 

2.3 

1.2 

8 

0.5 

.04 

.00 

7.7 

1 

10 

.00 

0.2 

.14 

61 

3 

Bourne,  No.  Sagamore 

O36BOIO 

0.  Packed  Well  #1 

0 

6.2 

11 

18 

1 

?•  L 

2.5 

15 

1.1 

.04 

.00 

7.7 

Q 

01 

.00 

.02 

121 

3 

O36B020 

Tubular  Wells 

2 

g 

6.1 

10 

21 

h  1 

2.7 

14. 

1.8 

0.3 

.00 

8.1 

le 

ly 

.00 

i 

.14 

122 

3 

O36BOID 

Tap  on  System 

0 

0 

6.3 

17 

27 

7 

1 

1.9 

1*1 

1.6 

.08 

.00 

8.2 

1  O 
Xc 

.00 

.09 

129 

3 

Bourne,  So.  Sagamore  W.D. 

O36COIO 

Tubular  Wells  Rte  6A 

1 

0 

6.4 

9 

10 

2.1 

1.2 

9.7 

0.6 

.01 

.00 

9.8 

2 

14 

.00 

0.4 

.01 

71 

3 

O36COID 

Tap  In  Wat.  Dlst.  Office 

1 

3 

6.5 

13 

18 

1. 

1.1 

10 

0.7 

.01 

.00 

10 

3 

16 

.00 

0.4 

.11 

75 

3 

Boy  la  ton  W.  D. 

039-010 

0.  P.  Well  Rt  70,  Tap  in 

Pump  Station 

1 

0 

6.2 

20 

39 

12 

2.0 

17 

1.2 

.01 

.00 

9.3 

15 

37 

.00 

0.5 

.01 

17) 

3 

0 39-01 D 

Tap  on  System,  718  Main  St. 

1 

0 

6.1 

23 

■42 

13 

2.0 

17 

1.3 

.00 

.00 

10 

13 

32 

.00 

0.6 

.72 

172 

3 

Boylaton,  Momlngdale 

039A010 

0.  P.  Well  §lt  Tap  in  P.S. 

5 

10 

6.3 

21 

35 

11 

1.9 

12 

2.1 

.41 

.00 

8.5 

10 

23 

.00 

0.7 

.15 

137 

3 

039A02G 

0.  P.  Well  #2  Off  Rts.  70 

ft  i4o 

1 

1 

6.2 

17 

28 

8.7 

1.4 

10 

2.2 

.01 

.00 

7.9 

11 

18 

.00 

0.9 

.02 

122 

3 

039A01D 

Tap  in  W.  Dist.  Office 

1 

2 

6.3 

19 

29 

10 

1.3 

10 

2.3 

.01 

.00 

7,9 

11 

18 

.00 

0.9 

.10 

119 

3 

1  2 


I 

Milligrams  per  Liter 

HI 
0) 

City  or  Town 

Source 

1 

(0 

<u 

•H 

Magnesium 

Potassium 

0) 

<u 

<fl 
O 

r-H 
•H 

IT. 

|  Sulfate 

•a 

•  H 

2: 
<u 

.  Cond 
■"omhos/ 

(I 

O 
O 

g 

Colo: 

a. 

\ 

1 

3 

i 

i 

1— 1 

1 
I 

Chlor 

% 

SDec. 
(Mici 

Bra in tree 

040-01S 

Great  Pond 

2 

*5 

6.8 

18 

36 

10 

2.6 

20 

2.1 

.13 

.12 

3.5 

19 

42 

.01 

0.2 

.01 

218 

2 

Bralntree  Water  Dept. 

040-01F 

Oreat  Pond,  Finished 

0 

3 

7.2 

28 

35 

9.3 

2.6 

39 

2.1 

.01 

.06 

3.1 

22 

44 

.00 

0.3 

.00 

330 

2 

040-010 

0.  P.  Well  Lakeside  Ave. 

0 

6.1 

26 

65 

16 

6.0 

100 

2.8 

.50 

.50 

11. 

22 

1"W 

.02 

0.4 

.05 

22S 

1 

0'I0-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

13 

7.3 

30 

35 

10 

2.6 

44 

2.2 

.07 

.03 

3.2 

12 

44 

.00 

0.3 

.10 

183 

2 

Braintree,  Norfolk  Co. 

Hosp. 

040A010 

Tap  in  P.  S.  G.  P.  Wells 

1 

5 

6.7 

50 

70 

13 

9.0 

10 

1.4 

.05 

.04 

16 

13 

16 

.00 

2.7 

.14 

176 

2 

Brewster 

0'll-010 

0.  P.  Well  #1,  Freeman  Way 

1 

1 

6.2 

7 

9 

1.3 

1.4 

10 

0.5 

.03 

.00 

5.1 

j 

is 

.00 

0.0 

.02 

67 

3 

04 1-020 

G.  P.  Well  #2,  Freeman  Way 

1 

14 

6.2 

7 

10 

1.3 

1.4 

11 

o.s 

.02 

.02 

4.9 

k 

20 

.00 

0.0 

.00 

7S 

3 

041-01D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

2 

6.5 

1  A 

* 

~*  4 

1.2 

10 

0.5 

.  01 

.00 

^  7 

4 

16 

.00 

0  0 

.06 

11 

3 

Brldgewater  W.  D. 

u  m  y.i 

Ci        D       U»1  1      til         D        Q  #1 

U,   r.   Well  ft  1 1    r.   £>■  flFl 
Carver  Pond 

6 

20 

6.4 

27 

29 

7.3 

2.4 

10 

1.3 

1.0 

.75 

10 

8 

12 

.16 

0.1 

.00 

119 

3 

r»Jio  nip 

n      d     u.i  l    ti*y   n     c  til 
U#    r.   Well   ftd  I  m    o.  ffd 

500  Ft,  Prom  Carver  Pond 

0 

3 

6.1 

17 

J* 

8.2 

2.8 

1 7 

1.5 

.06 

11 

1 

20 

.00 

0 

07 

152 

3 

042-030 

High  Street 

8 

13 

6.1 

21 

45 

12 

3.8 

15 

2.5 

1.72 

.32 

12 

26 

21 

.28 

3.3 

.04 

181 

3 

042-060 

GPW  #3  Carver  Pond 

0 

0 

6.0 

13 

25. 

6.5 

2.2 

10. 

0.5 

.32 

.10 

12 

0 

19. 

.00 

0.1 

.00 

122 

1 

042-01D 

Tap  in  Academy  Bldg. 

0 

3 

6.1 

18 

31. 

8.2 

2.5 

14 

l.l 

.16 

.10 

11 

7 

18 

.00 

0.4 

1.8 

144 

3 

Brldgewater  MCI 

tion 

042A01S 

Taunton  Riv.  Before  Filtra- 

5 

60 

6.5 

12 

22 

6.0 

1.8 

15 

1.9 

.61 

.08 

3.7 

15 

23 

.73 

0.5 

.03 

132 

2 

042A01P 

Taunton  River,  Finished 

10 

50 

5.9 

5 

22 

5.8 

1.9 

16 

2.1 

.69 

.05 

4.0 

16 

26 

.66 

0.6 

.04 

139 

2 

042A01G 

0   P.   A  Tub.   We]  In     Flauff  St 

o 

3 

6.2 

15 

27 

7.0 

2.1 

10 

1.3 

.02 

.03 

12 

12 

16 

.00 

0.7 

.01 

110 

2 

1  6 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

•"E 

n 

Mi  1  1  1  rirv  un* 
1  1 1  I  1  1 )'  I  <  Ull. 

per 

l.i  ter* 

6 

U  V) 

c  0 

u 

V) 

II 

rH 

<M 
O 

O 

1 

Hardness 

Calcium 

| 

•H 
IA 
01 

I 

Sodium 

§ 

■H 
1/) 
in 
n 

p 
0. 

c 

s 

01 

ID 
0) 

1 

n) 

O 

IT, 

Sulfate 

Chloride 

m 

•H 

0) 

1 

•H 

If 

I. 

c 
0 

Brldgewater  MCI 

D12A01D 

Tap  In  Adm.  Bldg. 

1 

0 

6.2 

17 

28 

7.'< 

2.2 

10. 

0.9 

.23 

.09 

12 

13 

17 

.00 

0.6 

.00 

112 

2 

Brimfleld,  Pub.  Bldg. 

Sup. 

0<»  3-010 

Spring  Off  Wales  Road 

0 

3 

6.5 

17 

ki 

12 

2.7 

19 

3.9 

.01 

.01 

9 

8 

35 

.00 

1.8 

0.) 

183 

3 

Brockton 

O'j't-OlS 

Silver  Lake,  At  Intake 

1 

11 

6.6 

1* 

17 

•».3 

1.1 

10 

1.0 

.21 

2 

11 

20 

.02 

0.1 

.39 

101 

3 

0»>h-01P 

Silver  Lake,  Finish 

Water  at  Pump  Station 

0 

0 

9.3 

9 

16 

18 

1.1 

.01 

.00 

2.0 

)? 

.00 

0.1 

.00 

132 

3 

011-023 

Avon  Reservoir.  Emerg. 

Surfaoe  Near  Gatehouse 

2 

29 

7.7 

13 

35 

9.* 

2.7 

35 

1.5 

.15 

.08 

2.8 

13 

63 

.02 

0.1 

.00 

253 

3 

Tap  on  System  City  Hall 

1 

1 

9.6 

11 

17 

1.1 

18 

11 

.02 

.01 

2.0 

15 

2<l 

.01 

0.1 

.00 

llO 

3 

Brookf ield 

o<)5-oi3 

Cooley  Hill  Reservoir 

2 

20 

6.6 

10 

21 

5.3 

2.0 

3.3 

2.2 

.13 

.03 

3.8 

17 

9-3 

.00 

0.2 

.00 

72 

3 

045-010 

Dug  Wells 

9 

28 

6.5 

38 

*  j 

j*  j 

2.9 

0.9 

.23 

11 

26 

.01 

0.1 

.00 

li)6 

2 

0*15-01  D 

Tap  in  Town  Hall 

? 
0 

17 

6.6 

18 

21 

5.2 

2 

1.7 

2.1 

1.3 

.09 

5.» 

13 

3.7 

.08 

0.2 

2.2 

85 

3 

Brook line 

0')6-01D 

Tap  in  Town  Hall 

2 

23 

6.6  • 

• 

13 

1,2 

0.8 

6 

0.8 

0.5 

.01 

2.6 

10 

11 

.03 

0.2 

.26 

66 

3 

Buck land 

0M7-OID 

Tap  on  System 

1 

7.*t 

33 

35- 

12 

o.ii 

2.3 

0.6 

.05 

.00 

5.9 

8 

5.1 

.00 

0.1 

.03 

86 

3 

Burl lngton 

0*18-013 

Shawsheen  River,  Raw 

Influent  to  Treatment  Plant 

1 

18 

6.9 

23 

15 

13 

2.8 

35 

2.5 

.10 

.05 

1.6 

20 

55 

.02 

0.3 

.06 

270 

3 

C18-OIP 

Shawsheen  River,  Effluent 

Of  Treatment  Plant 

0 

3 

7.3 

2*» 

11 

13 

2.8 

53 

2.0 

.01 

.01 

35 

56 

.00 

0.2 

.01 

330 

3 

0')  8-010 

Terrace  Hall  Ave.  Well  #1 

0 

0 

6.3 

23 

59 

17 

3.5 

30 

2.5 

.02 

.11 

11 

12 

*)8 

.00 

1.9 

.03 

270 

3 

048-02G 

Terrace  Hall  Ave.  Well  #2 

1 

0 

6.3 

23 

63 

19 

3.7 

32 

2.1 

.03 

.27 

11 

2k 

58 

.06 

0.3 

.01 

285 

2 

14 


1 

Mi  111  tTTrinis  nop  l>itGP 

1  1  1.  1    1    1  /    L  Call IO              •       •  ** 

City  or  Town 

• 

Source 

Turbidity 

Color 

l 
I 

Hardness 

Calcium 

(0 
4) 

1 

Sodium 

Potassium 

Iron 

<D 
(0 

i 

fcC 

1 

id 
0 

•H 
rH 
•ri 

V. 

Sulfate 

Chloride 

n) 

•  Mitrate  N 

u 

& 

p 
0 
0 

Soec.  Cond 
(Micromhos/cm. 

,  Mo.  of  Samnles 

Burlington 

048-040 

G.P.  Well  #4,  Middlesex  St. 
Tap  in  P.S. 

0 

d 

6.3 

27 

61 

16 

M 

28. 

3.0 

.09 

.22 

11 

18 

50 

.01 

0.7 

.07 

272 

3 

048-050 

G.P.  Well  #5,  Middlesex  St. 
Tap  in  P.S. 

1 

8 

6.4 

>0 

64 

18 

1.5 

28 

3-2 

.15 

1.7 

9.1 

18 

51 

.25 

0.3 

.08 

353 

3 

o'i8-o6g 

Main  P.S.  Tubular  Wells, 
Great  Meadow  Road 

2 

15 

6.4 

64 

124 

35 

9 

53 

3.5 

0.6 

.73 

14 

26 

79 

.11 

0.6 

.20 

455 

2 

048-07G 

Sandy  Brook  Kd.t  G.P.  Well 

1 

37 

6.2 

25 

53 

15 

3-7 

40 

2.5 

0.8 

.'17 

11 

23 

56 

.21 

O.I 

.04 

297 

-a 

3 

048-08G 

G.P.  Well  #7  off  Lexington 
Ave. 

1 

3 

6. it 

46 

85 

23 

5.9 

29 

3-2 

.3" 

.27 

12. 

17 

54 

.01 

0.  M 

.04 

315 

3 

048-09G 

Tub.  Wells,  Wyman  Street 

0 

7 

6.3 

4o 

120 

33 

9.3 

*3 

6.2 

.07 

.15 

11 

34 

99 

.00 

2.7 

.00 

483 

3 

0'l8-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

15 

6.5 

32 

62 

18 

4.1 

37 

2.8 

•13 

.25 

8 

28 

62 

.09 

0.6 

.38 

323 

3 

Cambridge 

049-01S 

Lower  Hobbs  Res.,  Surface 
near  Gatehouse 

2 

23 

6.8 

20 

•18 

Ik 

2.8 

43- 

1.9 

.09 

.05 

0.6 

10 

73 

.03 

°«3 

.00 

-» 
J 

0'19-0'tS 

Upper  Hobbs  Reservoir 

3 

72 

6.7 

16 

43 

13 

2.* 

36 

1.5 

•36 

.05 

4.5 

9 

62 

.01 

0.3 

.01 

254 

3 

049-02S 

Fresh  Pond  at  Intake  to 
Filter  Plant 

2 

25 

6.9 

25 

50 

15. 

3-0 

25. 

1.8 

.09 

.15 

3.3 

13 

41. 

.05 

0.4 

.00 

217 

3 

049-03S 

Stony  Brook  Res.,  Surface 
near  Gatehouse 

2 

42 

7.0 

23 

H9 

14 

2.7 

26 

2.0 

.17 

.09 

3-7 

12 

47 

nil 
.01 

0.5 

.00 

223 

3 

049-02F 

Fresh  Pond,  Filter  Effluent 

0 

2 

7.2 

25 

50 

15 

3.1 

32 

1.8 

.01 

.03 

3.4 

17 

46 

.00 

0.5 

.  00 

258 

3 

049-010 

Tap  in  City  Hall 

1 

2 

7.5 

27 

1)9 

15 

2.9 

33 

1.8 

.12 

.03 

3.4 

17 

47 

.00 

0.5 

.02 

260 

3 

Canton 

050-02G 

G.P.  Well        near  Henry's 
Spring 

1 

4 

6.1) 

23 

i)8 

13 

'1.0 

16 

1.0 

.07 

.11 

11 

16 

34 

.02 

1.5 

.03 

193 

2 

050-06G 

G.P.  Well  #4,  Pecunit  St. 

0 

1 

6.'t 

30 

66 

17 

5.* 

17 

0.8 

.00 

.02 

12. 

24 

30 

.00 

3.2 

.01 

230 

3 

1  b 


1 

Mi  1  1  !  mnAin*^  iM^r*  1 .1  t"C*P 

City  or  Town 

Source 

•H 

I 

b 

,3 

•5 

•a 

£ 

Hardness 

e 
3 

•ri 
O 
r-1 

3 

tn 

0) 

6, 

tn 
in 
■ 

c 

0 

p. 

M 

H 

in 
g 

S 

■ri 

•71 

w. 

Sulfate 

Chloride 

to 

•A 

i 

ty 

■H 

b 

O 

O 

6 

"OS 

u  tn 
C  O 
O  .r, 

u 

in 

<n 

0 
0 

Canton 

.01 

05O-07G 

G.P.  Well  #5,  Everendon  Rd. 

0 

0 

6.3 

J  J* 

h  7 

12 

0.6 

.00 

.02 

13. 

18 

28 

.00 

0.8 

190 

3 

05O-O8O 

G.P.  Well  ^6,  Everendon  Rd. 

0 

2 

6.3 

21 

'•5 

12. 

3.5 

8.7 

0.1 

.00 

.00 

11 

11 

20 

.00 

1  A 

A"* 

117 

3 

050-090 

G.P.  Well  #7,  Neponset  St. 

0 

1 

6.1 

29 

55 

17 

3-1 

ll. 

1.0 

.01 

.00 

9-0 

16 

31 

.00 

0.  3 

AC 
.05 

193 

3 

Chatham  Water  Co. 

055-010 

O.P.  Well  #1,  19l»5 

1 

2 

6.4 

9 

15. 

2.0 

1.9 

11. 

0.5 

ac 
•  <J5 

R  1 

3 

22. 

.00 

0.1 

.03 

93 

3 

055-020 

O.P.  Well  K2,  19'»9 

1 

3 

6.2 

9 

15- 

2.8 

2.0 

11. 

0.6 

.19 

.05 

8.5 

10. 

.00 

0.1 

.00 

93 

3 

055-0  3G 

O.P.  Well  fj(3 

1 

0 

6.2 

8 

16. 

2.8 

2.0 

11. 

0.6 

.20 

.ol 

7.9 

3 

19 

.00 

0.1 

.02 

Q 

7  J 

\J  )  j —  \J  "  v  J 

O.P.  Well          Indian  Hill 
Rd. 

0 

0 

6.2 

13 

18 

3.3 

2.3 

12 

a  A 

nl 

ft  ~h 

3 

20 

.00 

0.2 

.00 

120 

3 

055-01 D 

Tap  on  System 

0 

2 

7.5 

23 

32 

10 

1.6 

13 

0.7 

.11 

.02 

8.1 

7 

20 

.00 

0.2 

.00 

121 

Chelmsford  Center 

W.D. 

056-OIG 

Tubular  &  G.P.  Welle, 
Warren  Ave. 

5 

15 

6.6 

26 

58 

17 

3.6 

20 

2.7 

.70 

.17 

13- 

20 

51 . 

.02 

1.6 

.15 

260 

1 

056-02G 

0. p.  Well,  Turnpike  Rd. 

1 

8 

6.1 

20 

55 

17 

3.1 

23 

2.8 

.09 

•  30 

11 

21 

17 

.06 

l.'l 

.03 

2l0 

2 

056- 0  30 

G.P.  Well,  Jordan  Rd., 
Weat  Chelmsford 

0 

3 

6.3 

19 

'17 

2.6 

18 

2.'l 

.00 

.08 

9.1 

13 

10 

.00 

0  ii 
2.1 

AO 

193 

3 

056-050 

G.P.  Wells,  Mill  Rd. 

0 

3 

6.2 

21 

51 

16 

3-1 

lo 

0  P. 
2.0 

AO 

•  15 

18 

10 

.00 

c  • 

.01 

213 

3 

O56-O6G 

Crooked  Spring  Rd.,  Well#l 

0 

1 

6.1 

16 

ll 

12 

2.1 

19 

2.2 

.06 

.13 

9.8 

ll 

37 

.00 

1.1 

.03 

189 

3 

056-OlG 

Crooked  Spring  Rd.,  Well^2 

0 

1 

6.2 

15 

15 

13 

2.8 

31 

2.6 

.01 

.01 

9.1 

18 

58 

.00 

2.3 

.01 

Oj 

? 

056-O7G 

Smith  St.  Wells  before 
Treatment 

2 

50 

6.0 

21 

53. 

16. 

3.6 

15. 

2.8 

3.0 

.27 

11. 

22 

18. 

.13 

0.  '* 

.02 

220 

1 

056-O7P 

Smith  St.  Well-Treated 

1 

15 

6.3 

35 

75 

15. 

9.0 

15. 

2.8 

.10 

.20 

12. 

22 

18. 

.11 

0.1 

.00 

250 

] 

056-08G 

Canal  St.  O.P.  Well 

1 

l'l 

6.2 

lo 

62 

11 

"i  ^ 

ll 

15 

50 

.03 

0.2 

.00 

222 

3 

056-090 

O.P.  Well,  Rivernuck  Rd. 

1 

1 

6.2 

l'l 

52 

18 

2.5 

16 

1.7 

.09 

.09 

13. 

19 

37 

.00 

2.0 

.01 

19/ 

3 

16 


1 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

M i  1 1  i ppcims  per  Liter* 

Spec.  Cond 
(Micromhos/cm. ) 

,  Mo.  of  Samnles 

■H 

i 

10 
w 
<u 

•6 
1 

Calcium 

■  H 
W 
V 

I 

Sodium 

Potassium 

Iron 

Manganese 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

<ti 

g 
* 

nitrate  N 

u 

g 
0 

0 

Chelmaford  North  W.  D. 

O56AOIO 

O.P.  Well  III  at  Bomll  Field 

0 

2 

6.3 

16 

66 

21 

3.4 

72 

3.0 

.02 

.08 

10 

12 

108 

.00 

2.9 

.02 

425 

3 

056A020 

O.P.  Well  #2  at  Bomll  Field 

0 

2 

6.3 

16 

71 

23 

3.4 

67 

3.0 

.00 

.15 

9.2 

12 

137 

.00 

1.4 

.01 

477 

3 

056x030 

O.P.  Well  #3  «t  Bomll  Field 

0 

3 

6.2 

18 

77 

24 

4.0 

62 

2.9 

.02 

.29 

10 

12 

132 

.01 

1.9 

.00 

473 

3 

O56AOID 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.2 

17 

71 

23 

3.5 

63 

2.9 

.02 

.13 

9.5 

12 

125 

.00 

2.3 

1.2 

457 

3 

Chelmsford  East  W.  D. 

O56BOIO 

O.P.  Well  at  Canal  Street 

7 

63 

6.6 

50 

110 

33 

5.9 

38 

5.3 

2.6 

.28 

15 

22 

80 

.14 

0.2 

.01 

390 

3 

O56BOID 

Tap  on  System 

5 

62 

6.6 

51 

97 

29 

5.9 

40 

5.2 

2.4 

.29 

15 

21 

87 

.17 

0.1 

.16 

397 

3 

Chel sea 

057-0 ID 

Tap  in  City  Hall 

2 

21 

6.7 

9 

14 

*,5 

0.7 

5.3 

0.8 

.47 

.01 

2.6 

8 

9 

.06 

0.2 

.04 

62 

3 

Cheshire 

O58-OIS 

Kitchen  Brook  Direct 

0 

0 

7.6 

29 

38 

13. 

1.2 

0.5 

0.1 

.02 

.00 

2.4 

1.0 

.00 

0.2 

.00 

76 

I 

058-OID 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

7.3 

25 

29 

10 

1.0 

2.0 

0.3 

.00 

.00 

2.4 

3.0 

.00 

0.2 

.05 

80 

! 

Chester 

059-013 

Austin  Brook  Res. 

0 

12 

6.9 

8 

12. 

3-5 

0.8 

2.0 

0.7 

.00 

.00 

6.4 

8 

3.0 

.00 

0.0 

.00 

39 

1 

059-023 

Horn  Pond  Res. 

1 

15 

6.8 

7 

13. 

3.7 

1.0 

2.0 

0.6 

.06 

.00 

0.8 

8 

3.0 

.00 

0.1 

.00 

4o 

059-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

lo 

6.9 

8 

i2. 

3.7 

0.8 

3.0 

0.7 

.32 

.03 

5.9 

a 
0 

1.0 

.00 

0.0 

.07 

42 

Chlcopee 

061 -01 D 

Tap  in  City  Hall,  MDC  Supp. 

1 

6 

6.8 

9 

2.6 

0.5 

3.0 

0.4 

.02 

.02 

1.6 

7 

3.0 

.00 

0.0 

.08 

38 

Chilmark 

062-010 

Tubular  Well 

1 

0 

6.2 

12 

16. 

3.0 

2.0 

12. 

1.6 

.09 

.05 

7.9 

10 

17. 

.00 

0.2 

.00 

94 

062-020 

Menemsha  Dock 

0 

0 

6.5 

12 

17 

3.5 

1.9 

11 

1.4 

•  05 

.05 

8.5 

9 

17. 

.00 

0.5 

.02 

96 

062-01 D 

Tap  on  System  Water  Co. 

Office 

1 

0 

6.2 

13 

16 

3.0 

1.9 

10 

1.5 

.03 

.03 

7.8 

9 

20 

.00 

0.2 

.02 

96 

1 

1  7 


1 

Mill  ipromf 

iwr 

Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

a 

a 

(X 

Hardness 

•H 
O 

3 

-.4 
in 
0) 

•r! 

i 

Potassium 

c 

8 

V 

in 

1 

St 

I 

m 

0 

•H 

Q 

V. 

Sulfate 

Chloride 

id 
I 

■H 

n. 

cS 

6 

~- — 

VJ  in 
C.  O 
O  £> 
°  K 

ill 
(j>  ^ 

in 

4) 

1 

O 
O 

Clinton 

064 -01 P 

Wachusett  Supply,  Tap  In 
P.S.  North  Dike 

! 

7 

6.9 

6 

13 

4.1 

0.7 

5.7 

0.8 

.01 

.01 

2.7 

5 

12 

.00 

0.1 

.06 

65 

3 

06401D 

Tap  in  City  Hall 

1 

10 

6.8 

5 

13 

3.9 

0.7 

5.7 

0.8 

.09 

.00 

2.5 

5 

11 

.00 

0.1 

.03 

59 

3 

Cohassot 

065-013 

Raw 

Lily  Pond  A  Duk  Well.P.3.  k 

I 

85 

6.1 

8 

19 

2.1 

16 

0.7 

.37 

.07 

2.4 

13 

26 

.01 

0.1 

.00 

128 

3 

065-OlP 

Lily  Pond  &  Dug  Well  P.S.  4 
finish 

1 

6 

7.1 

10 

68 

24 

2.2 

16 

0.7 

.09 

.03 

1.7 

»»7 

28 

.00 

0.1 

.01 

233 

3 

065-010 

0.  P.  Well  #1,  Sohier  St. 

1 

0 

6.4 

31 

60 

15 

5.1* 

26 

2,3 

.11 

.02 

10 

22 

40 

.00 

1.5 

.02 

250 

3 

065-020 

Wells,  Elms  Meadow 

2 

6.4 

48 

85 

19 

9 

2.0 

.00 

.4o 

11 

24 

65 

.00 

2.7 

.00 

355 

2 

065-0 ID 

Tap  on  Syeteni 

3 

6.5 

25 

69 

20 

*»-7 

26 

1.3 

.05 

.15 

5.7 

36 

44 

.00 

1.1 

.14 

283 

3 

Colrain  Plre  Diet.  #1 

066-0 IS 

Mountain  Brook  Res. 

1 

7-5 

51 

56 

21 

0.8 

3.7 

1.2 

.01 

.01 

*.5 

12 

5.0 

.00 

0.1 

.00 

131 

3 

066-01 D 

Tap  in  Dist.  Office 

7 

7.5 

50 

51 

19. 

0.7 

3.3 

1.1 

.11 

.00 

3.9 

10 

3.3 

.00 

0.1 

.28 

124 

3 

Colraln-Orlawoldvllle 

066A010 

Deep  Tubular  Well 

0 

1 

7.3 

68 

86 

30 

2.5 

10 

2.2 

.01 

.00 

9.5 

20 

23 

.00 

0.7 

.05 

222 

3 

Colrain 

066A01D 

Deep  Tubular  Well, 
Orlswoldville.Tap  on  System 

0 

0 

7.*» 

70 

88 

31 

2.6 

9.3 

1.9 

.00 

.02 

9.2 

20 

19 

.01 

0.5 

.01 

212 

3 

Colraln-Lyonsvllle 

066B01D 

Tap  on  System 

0 

2 

7.7 

84 

91 

32 

2.9 

7.7 

1.5 

.01 

.07 

11 

20 

14 

.02 

0.0 

.00 

215 

3 

Colraln-0ri8woldvllle 

W.D. 

066C010 

Oravel  Dev.  WelltTap  in  P.S 

0 

1 

6.7 

27 

31 

10 

1.4 

1.0 

0.9 

.00 

.00 

9.0 

12 

1.7 

.00 

0.1 

.10 

79 

3 

066C01D 

Tap  on  System 

0 

0 

6.7 

26 

32 

11 

1.4 

1.0 

0.9 

.00 

.00 

10 

12 

1.5 

.00 

0,1 

.22 

80 

3 

i  rJ 


1 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

Mi  1  1  i  awwttR    npf   1  .1  i"PlT* 

Spec .  Cond 
(Micromhos/cm. ) 

,  Mo.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

w 
u 
& 

DC 
l 

Sodium 

Potassium 

Iron 

o> 
in 

§ 
1 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Q> 

■H 

Copper 

Concord  Water  Works 

067 -01 S 

Nagog  Pond  near  Gatehouse 

1 

8 

7.2 

7 

17 

4.8 

1.1 

9.0 

1.1 

.01 

.01 

0.5 

10 

16 

.00 

0.0 

.01 

87 

3 

067-010 

Deaconneas  0.  P.  Well 

0 

0 

6.8 

22 

60. 

17. 

4.1 

10. 

3.0 

.00 

.00 

15. 

28 

15. 

.00 

1.3 

.01 

175 

1 

067-020 

O.P.  Well,Walden  St. 

Hugh  Cargill  Well 

0 

0 

7.0 

SQ 

jy 

66 

18 

5.0 

"V) 

1  7 

OS 

.05 

18 

27 

.00 

1.8 

.00 

£.y\J 

1 

067-030 

Jennie  Dugan  Well 

0 

1 

6.8 

IS 

27 

7.4 

1.9 

6 

1.6 

•  0  ) 

.00 

14 

10 

11 

.00 

0.6 

Q1 

yj 

2 

067-050 

2nd  Divialon  Well 

n. 

J 

6.6 

cD. 

f  O 

1.8 

n  P. 

•  1*» 

.02 

1 

iy. 

AO 

0.9 

Al 

110 

1 

067 -01 D 

Tap  in  Pub.  Wks.  Bldg. 

0 

0 

0 

8.4 

16 

1  H 

1.0 

1  n 
a  .u 

.00 

n 

y 

AO 

Al 
»U1 

0.0 

AA 

nil 
111 

3 

Concord  Kalmia 

O67 AO ID 

Tap  in  Dist.  MN  Also 

1 

3 

7.7 

50 

60 

17 

4.1 

25 

3.3 

.00 

.00 

16 

34 

18 

.00 

1.3 

.00 

240 

1 

dimming  ton 

069-010 

Drilled  Well  at  Rt  9 

1 

2 

6.8 

53 

70 

22 

3.9 

22 

2.0 

.04 

.00 

6.6 

20 

38 

.00 

1.2 

.01 

255 

2 

069-020 

Drilled  Well 

0 

0 

6.4 

18 

6  1 

1.8 

9  S 

1  0 

02 

.00 

7  Q 

j 

4.0 

01 

2.3 

1.6 

77 

2 

069-01 D 

Tap  on  System 

3 

5 

6.8 

5* 

72 

22 

3.9 

22 

1.9 

.14 

.02 

6.3 

20 

36 

.01 

1.1 

.11 

255 

2 

Dalton  Fire  Dist. 

070-01 S 

Anthony  Brook  Res. 

ZrJ 

'•.9 

2 

S  7 

1.2 

0.6 

0.5 

0.5 

.22 

.09 

3.3 

7 

3.7 

.00 

0.1 

.02 

35 

3 

070-02S 

Egypt  Brook  Res. 

2 

27 

5.1 

3 

8 

1.9 

0.7 

0.5 

0.5 

.18 

.11 

3.6 

6 

3.0 

.00 

0.2 

.02 

29 

3 

070-02P 

Finished  Water, Egypt  Brooh 

2 

28 

6.2 

8 

14 

3.8 

1.2 

0.5 

.lo 

.07 

3.0 

5 

aa 
.  uu 

0.2 

42 

070-0)3 

Windsor  Res. 

1 

33 

6.7 

17 

23 

6.4 

1.7 

2.3 

0.7 

.20 

.03 

3.0 

7 

4.7 

.00 

0.1 

.01 

65 

3 

070-01P 

Finished  Water  At  Filtratio 

t 

.06 

.00 

0.2 

.02 

Plant,  Anthony  Brook 

1 

35 

5.5 

6 

10. 

2.5 

0.9 

0.7 

0.5 

•  15 

3.3 

7 

2.0 

40 

3 

070-01 D 

Tap  in  Dist.  Office 

1 

20 

6.7 

9 

18 

'1.7 

1.4 

2.1 

0.6 

.10 

.01 

3.5 

7 

3.7 

.00 

0.2 

.31 

53 

3 

Dalton  New  Jet.  Wat. 

Co. 

070A01S 

Dalton  Res.  Direct 

1 

5 

7.3 

44 

54 

13 

5.1 

1.0 

0.4 

.07 

.01 

2.7 

15 

1.5 

.01 

0.0 

.01 

162 

2 

070A01D 

Tap  on  System 

2 

23 

7.2 

13 

27 

8.1 

1.6 

2.0 

0.7 

.20 

.05 

3.7 

11 

5.0 

.01 

0.2 

.48 

87 

2 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

D. 

Mill  Lppam 

per 

Liter 

1 

0  1/) 
c  0 
Q  S 

S.S 

(/)  ^ 

Ul 

01 

ti 

0 

O 

1 

10 
in 

0) 

! 

•H 
O 

% 

•H 
in 

OJ 

& 

•3 

10 

V) 

p 

H 

OJ 

<u 

§ 

rrl 

a 

•H 

3 

0) 

m 

•3 

OJ 

X) 

■rH 

••3 

OJ 

»J 

E 

(< 

I. 
0 

8 

Dative  ra 

0/1-015 

M  4  ,4.11      1  nn     1  ,          1     in   1 

Mlddleton  loud  Direct 

1 

75 

A  0 

0.9 

9 

19 

t.  ft 

1  •  u 

ft  -» 

0  7 

u.  ^ 

1  "X 

•  1 P 

•  01 

1  c 

1 1 

15 

.01 

0.1 

.07 

75 

5 

071-02S 

Swan  Pond  Direct 

l 

35 

t>.9 

10 

17 

5.1 

n  ft 
O.O 

3-3 

0.4 

1  c 
•  O 

.02 

Q 

3-1 

.00 

0.0 

.00 

57 

3 

0^1-O^ii 

i^nerson  Brook  Direct 

1 

ltO 

0.5 

Q 

O 

21 

0. 3 

1.2 

10 

0.8 

•  ^3 

.00 

Q 

17 

.01 

0.1 

.00 

oft 

90 

2 

0  /  1-OlU 

U.P.    Well  ffl 

0 

1 

7.1 

no 

1 39 

lit 

''5 

0.3 

21 

ni 

•  32 

X  X 

1 

57 

.00 

l.o 

.19 

393 

3 

/l-J  I  Alp 

0  1 1  -Vdtj 

0 . P.  Wells,  Buxton  Lane 

10 

48 

7.0 

fo 

105 

xk 
3^ 

5^1 

20 

1.5 

1.6 

1 .0 

12 

13 

•  15 

0.3 

.03 

570 

2 

0  fl-01 D 

Tap  In  Danvers  Town  Hall 

S2 

0.9 

?3 

lo 

15 

2.0 

10 

0.7 

.19 

.09 

10 

23 

.00 

0.2 

.10 

1  lie 

l'<5 

3 

071-02D 

Tap  in  Middle  ton  Fire 

Station 

1 

62 

O.O 

7 

2D 

ft  -K 
0.3 

1.1 

7.0 

.18 

nil 
.OM 

2.8 

20 

.01 

0.1 

0.7 

97 

3 

Danvers  State  Hospital 

U f 1 -AO! D 

Tap  in  Pump  House 

1 

65 

o.u 

}1 

1 1 

1.2 

ft  -x 
0.3 

0,6 

•  18 

•  OH 

2.9 

5 

15 

.01 

0.1 

•ii 

107 

3 

Dartmouth 

072-01 P 

New  Bedford  Water  -  Tap  in 

Allen  ot. 

0 

8 

A  Q 

0.0 

In 

27 

7-5 

1.9 

12 

1  *  £ 

.07 

7  A 

1^ 

lo 

.00 

n  Ii 
0.  '1 

n  Ii 

120 

3 

0  f  <^-01 0 

0. P.  Wei 1  H  1 v  Lnnce  Hoad 

1 

9 

0. 3 

17 

30 

7.7 

2.7 

9 

1  •  -> 

•  52 

1c 

ID 

lo 

.  00 

n  li 
0.4 

.03 

11ft 

Ho 

3 

A-io  nor* 

u.P.  Well  #2,  Cnace  Hoad 

0 

3 

O.l 

10 

2D. 

5.0 

2.0 

ft  -x 

0.3 

1  •  1 

no 

■  Uc 

.03 

Q  0 

IO 

-1  Q 

lo 

.00 

0.0 

.11 

107 

3 

/n  o   r\  in 

u.P.  Well  ff),  Lhace  Hoad 

0 

3 

O.O 

1 1 

2D 

5.7 

2.0 

Q 
O 

ni 

.03 

1  ft 

1  f 

1  Q 

lo 

.00 

n  C 

0.0 

.11 

107 

3 

r*     d       LI  1  1      li )  1         n         1  A 

U.P.  Well  ffl,  Koute  0 

1 

17 

£  n 
O.l) 

]  1 

25 

5.9 

2.3 

9 

• 

.(JO 

1  l 
11* 

1  ? 

1  ft 
lo 

.00 

1.5 

.07 

1  nft 
lOO 

3 

U  / <;-UliJ 

Tap  on  System,  Town  Hall 

0 

12 

O.  2 

17 

27 

7.0 

2.2 

11 

•  15 

1U 

1  » 

Oil 

2't . 

.00 

n  Ii 

1  ft 
.  lo 

1  15 

3 

Dedham 

07  )-0 1G 

r*   n     1  j  1  iii      11  1  1         0 1 

u.P.  Well  A-l,  bridge  5t. 

1 

33 

«.5 

31 

53 

1  Ii 
1** 

li  n 
1  .0 

19 

0.H 

11 

1  ft 
1  u 

37 

.05 

n  ft 
0.0 

.00 

220 

3 

f\1  K  AO/* 

/ 1     li       M  1  1     ii     1         11  I  j           O  j 

u.r.  Well  U-l,  Hridge  ot. 

0 

0 

0.0 

2o 

71 

19 

5.O 

19 

•  13 

10 

on 

HO 

.03 

2.2 

.00 

260 

5 

v/;-050 

#1     tl       if  1  1      r\    1         | )  1    1  o  « 

u.r.  Well  D-l,  Hridge  St. 

* 

35 

0.9 

27 

lift 

'Id 

13 

3.5 

oil 

2.2 

1.2 

.75 

9.9 

18 

ii  1 
1 1 

.05 

0.7 

.  00 

235 

3 

n     D       LI.  1  1     E»       I ]     1  PI 

U.r.  Well  n#t  Bridge  ot. 

1 

18 

O.  "1 

hn 

59 

IO. 

ll  C 

i. 5 

27 

2.2 

.25 

1«3 

9.8 

17 

In 

.  01 

1.1 

•  00 

270 

1 

073-050 

O.P.  Well  P,  Bridge  St. 

2 

32 

6.5 

23 

H9 

Ik 

3.5 

17 

1.6 

1.0 

.41 

11 

18 

32 

.06 

1.3 

.00 

203 

3 

2  0 


1 

Milligrams  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

a. 

Alkalinity 

m 

(/) 
0) 

1 

.  Calcium 

•rH 
VI 
0> 

B 

I 

Sodium 

Potassium 

Iron 

u 

fcfc 

i 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

•rH 

a 

I 

Copper 

St>ec.  Cond 
( Micromhos / cm . 

,  Mo.  of  Samoles 

Do d ham 

073-01 F 

G.P.  Wells,  Al,  Dl,  Di,  E 
&  F  Bridge  St.,  Treated 

1 

17 

6.t 

26 

53 

11 

1.0 

21 

2.0 

.59 

.60 

11 

10 

36 

.06 

1.1 

.02 

230 

3 

075-06G 

O.P.  Well  #1,  White  Lodge 

0 

3 

6.1 

32 

62 

15 

5.6 

19 

1.1 

.03 

.06 

11 

1 

37 

.00 

0.9 

.13 

238 

3 

073-07G 

G.P.  Well  #2,  White  Lodge 

1 

12 

6.1 

37 

72 

19. 

6.0 

20. 

1.0 

.25 

1.9 

12. 

33 

37. 

.06 

0.0 

.07 

270 

1 

073-O8G 

O.P.  Well  #3,  White  Lodge 

0 

O 

6.1 

tin 

62 

15 

5.5 

22 

1.2 

•  UO 

0.8 

it) 

1 

HV 

.12 

0.2 

.05 

253 

3 

073-090 

G.P.  Well  #1,  White  Lodge 

0 

3 

6.5 

5? 

67 

17 

6.0 

20 

1.0 

.07 

.50 

11 

1 

37 

.01 

0.1 

.05 

2I3 

3 

073-100 

G.P.  Well  #11,  Rock  Meadow 

1 

12 

6.3 

19 

51 

15 

1.0 

35 

2.1 

.21 

.11 

9.0 

18 

63 

.00 

2.0 

.07 

303 

3 

07 3-01 D 

Tap  on  System 

1 

10 

6.1 

35 

59 

15 

1.9 

20 

3.0 

.27 

.15 

13 

12 

36 

.01 

0.8 

1.0 

212 

3 

073-02D 

Tap  in  Westwood  Town  Hall 

1 

7 

6.1 

28 

57 

15 

1.7 

27 

1.8 

.23 

.28 

9.9 

18 

18 

.00 

1.3 

0.5 

268 

3 

Deerfleld  Fire 

District 

O7I-OIG 

O.W.  Well,  Rte.  5  Wapping 

8 

21 

6.6 

19 

66 

18 

5.2 

17 

3.2 

1.1 

.11 

11 

22 

30 

.00 

0.1 

.00 

219 

3 

07 '1-030 

Wells  Spring  off  Pine  Nook 
Road 

0 

0 

6.6 

17 

13 

12 

3-2 

5 

1.1 

.01 

.00 

8.1 

15 

9 

.00 

3.1 

.00 

156 

3 

071-OlG 

Harris— Stillwater  Spring 
Deerfield  River 

0 

0 

6.6 

17 

'•3 

12 

3-2 

5 

1.1 

.01 

.00 

8.1 

15 

9 

.00 

3.1 

.00 

156 

3 

07*1 -01 D 

Tap  in  District  Office 

0 

2 

6.5 

21 

52 

15 

3.5 

7 

1.9 

.03 

.01 

8.1 

19 

12 

.00 

1.9 

.52 

151 

3 

Deerfield  So. 

D.W.D. 

07IAOIS 

Roaring  Brook  Res.  Direct 

1 

15 

7.1 

32 

33 

12 

0.9 

1.9 

1.0 

.09 

.05 

6.3 

10 

2.0 

.00 

0.0 

.02 

89 

3 

O7IAOIG 

Tubular  Wells  off  Sugar- 
loaf  St. 

0 

0 

6.6 

11 

59 

16 

1.3 

12 

3.1 

.00 

.00 

8.9 

30 

20 

.00 

6.7 

.05 

218 

3 

074A01D 

Tap  on  System 

0 

11 

7-3 

3" 

38 

11 

0.8 

1.9 

1.0 

.13 

.01 

6.2 

11 

1.7 

.00 

0.1 

.03 

93 

3 

Dennis 

075-01G 

G.P.  Wells,  Rte.  6  *  N.S. 
Dennis  Road 

0 

0 

6.2 

6 

12 

2.2 

1.6 

13 

0.8 

.00 

.01 

1.5 

8 

21 

.00 

0.3 

.16 

96 

3 

'?■  1 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

■x. 
a. 

Mi  1 1 i crams  p°r 

l.itei 

6 

61 

(  )  E 

0  0 

s-ai 

.  No.  of  Samrles 

i 

1 

in 

n 

Calcium 

•H 
V) 
0) 

1 

Potassium 

c 
p 

<U 
U) 
0) 

§ 

s 

•H 

IT. 

Sulfate 

Chloride 

id 

•H 

0) 

♦-> 

£ 

•H 

u 

0. 

p 

Dennis 

073-020 

O.P.Weil  Sub  1 

Old  Chatham  Hoad 

0 

1 

6.0 

5 

10 

\A 

1.5 

10 

0.8 

.01 

.02 

5.»» 

5 

|4 

.00 

0.8 

.03 

72 

3 

073-050 

O.P.Weil  Sub  2 

Old  Chatham  Hoad 

1 

3 

5.7 

5 

21 

't.i 

2.6 

12 

2.0 

.11 

.06 

5.3 

2 

20 

.00 

5.0 

.09 

113 

3 

073-Cto 

0. P. Well  Sub  3 

Old  Chatham  Read 

0 

0 

5.9 

6 

10 

1.6 

1.1 

9 

0.7 

.02 

.01 

*.8 

6 

14 

.00 

0.6 

.03 

68 

3 

075-050 

0.  P. Well  Sub  '1 

Old  Bass  Hlver  Rd. 

2 

11 

5.7 

6 

9 

1 .3 

1.3 

11 

0.5 

0.9 

.09 

M 

17 

.ofi 

0.3 

.03 

75 

3 

075-O60 

O.P.Weil  #5  Rtea.  13*  &  6 

0 

0 

6.2 

19 

12 

?  6 

1.* 

10 

n  7 

.01 

.01 

6.8 

0 
0 

1  7 

.00 

0.3 

.02 

en 

3 

075-070 

O.P.  Well  H6 

Old  Bass  River  Road 

2 

j 

5.9 

6 

10 

1 .6 

1.3 

10 

0.6 

.1*1 

.oij 

5.7 

it 

1  7 

.00 

0.2 

.03 

70 

075-080 

O.P. Well  Sub  7 

Airline  Road 

\ 

2 

5-9 

6 

10 

1  s 

1.6 

9 

0.6 

.07 

.OH 

5.9 

I1* 

.00 

0.3 

.02 

66 

■« 

J 

075-090 

O.P.Well  HQ 

Airline  Road 

0 

2 

5.8 

•i 

9 

1.1 

1.5 

9 

0.6 

.02 

.03 

5.1 

5 

ill 

.00 

0.0 

.01 

66 

3 

075-100 

O.P.Well  #9 

Grasyy  Pond  Drive 

0 

1 

5.7 

5 

8 

tjO 

1.* 

10 

0.6 

.03 

I03 

*».7 

5  • 

16  J 

coo 

o;i 

.01 

70 

3 

075-1 10 

O.P.Well  #10 

• 

Old  Chatham  Rd. 

U 

1 
1 

5.9 

6 

7 

0.7 

1.1 

8 

0.5 

.01 

.00 

M 

3 

12 

.00 

0.1 

.07 

53 

3 

075-120 

O.P.Well  #11 

Old  Base  R.  Rd. 

1 

3 

5.9 

8 

1 1 

2.1 

1.3 

10 

0.5 

.05 

.11 

*.3 

16 

.03 

0.0 

.01 

73 

3 

075-01 D 

Tap  on  System 

Town  Office 

0 

2 

5.9 

6 

1* 

2.7 

1.7 

12 

0.9 

.00 

.01 

5.8 

8 

19 

.00 

O.ll 

.16 

93 

3 

Dlghton  Water  Dept. 

076-01 P 

Taunton  Water 

1 

1 1 

6.2 

16 

32 

9 

2.0 

13 

1.0 

.18 

.02 

6.7 

12 

21 

.02 

1.0 

.19 

167 

3 

076-010 

Tubular  Wells 

Somerset  Ave.  off  138 

1 

7 

5.8 

11 

36 

10 

2.»l 

15 

1.1 

.08 

.13 

9.5 

111 

25 

.01 

1 .  tt 

.01 

157 

3 

22 


1 

City  or  Town 

V 

s 

Source 

Turbidity 

Color 

0. 

Milligrams  Tier  Uter 

Spec.  Cond 
(Micromhos/cm. ) 

,  Mo.  of  Samples  j 

Alkalinity 

Hardness 

.  Calcium 

•H 
V) 
0) 
C 

B 

Sodium 

Potassium 

Iron 

0) 

cn 
<D 

§ 

1 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

8 

•H 

u 

& 

c 
0 

Dighton  Water  Dept. 

076-020 

0. P. Well  Ceddr  St. 

1 

17 

6.0 

15 

26 

8.3 

1.3 

5 

1.0 

.30 

.10 

8.9 

12 

6 

.01 

0.5 

.01 

82 

3 

076-01 D 

Tap  on  System 

0 

12 

6.0 

20 

i)6 

14 

2.4 

10 

1.9 

.03 

.01 

8.8 

15 

13 

.02 

3.5 

.42 

1*5 

3 

Dighton  No.  D.W.D. 

076AOID 

Tap  on  System 

1 

10 

6.4 

9 

13. 

3-5 

0.9 

9.0 

0.7 

.05 

.02 

9 

8 

16. 

.01 

0.1 

.42 

90 

1 

Douglaa 

077-010 

Tub.  Wells,  Tap  in  P.S. 

0 

1 

6.3 

16 

31 

10 

1.7 

10 

1.6 

.00 

.00 

13 

12 

18 

.00 

1.7 

.08 

128 

3 

077-01D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.5 

21 

32 

10 

1.8 

14 

1.6 

.02 

.01 

12 

17 

19 

.00 

1.8 

.39 

142 

3 

Dover  Water  Co. 

078B01D 

Tap  on  System 

0 

3 

6.8 

39 

3" 

10 

2.3 

42 

1.1 

.25 

.06 

25 

0 

33 

.00 

2.1 

.23 

237 

3 

Dover,  McNamara  W.  Wks. 

078C01D 

Drilled  Well,  Tap  on  Sys. 

0 

5 

6.6 

23 

39 

11 

2.9 

12 

0.7 

.03 

.00 

9.6 

13 

11 

.03 

1.4 

.91 

157 

2 

Dover,  Meadow  Brk.  W. 

Trust 

078D01G 

Tub.  Well  Field,  Tap  in  PS 

0 

0 

6.6 

24 

51 

14 

3.8 

20 

1.2 

.00 

.00 

8.2 

21 

37 

.00 

1.8 

.19 

215 

1 

Dover 

O78-OIG 

Tub.  Wells,  Church  St. 

0 

0 

6.8 

6.0 

8.5 

23 

6.5 

82 

1.4 

.15 

.00 

23 

0 

1*3 

.00 

2.8 

.02 

553 

3 

O78-OID 

Tap  in  Town  Hall 

0 

1 

7.1 

68 

Bo 

2k 

7.0 

4°. 

1.4 

.20 

.00 

29 

1 

.00 

2.5 

.03 

593 

3 

078AOIO 

Picardy  Rd.  Deep  Well 

0 

1 

6.1 

15 

21. 

5.8 

1.5 

15. 

0.5 

.05 

.00 

7.9 

9 

24. 

.00 

0.4 

.22 

118 

1 

Dover  Water  Worka  Inc 

O78AOID 

Tap  on  System 

0 

1 

6.1 

18 

20 

5-5 

1.5 

15. 

0.5 

.05 

.00 

9-0 

9 

23. 

.00 

0.4 

.50 

120 

1 

Draout 

079-02G 

New  Boston  G.P.  WellB  1&2 

0 

20 

6.4 

24 

'11 

13 

2.0 

6 

2.5 

.02 

.14 

9.4 

15 

.11 

.01 

0.8 

.04 

127 

3 

079-030 

3  O.P.  Wells,  Tyngsboro 

0 

3 

6.4 

24 

33 

10 

1.5 

12 

2.1 

.05 

1.4 

8.6 

12 

16 

.20 

1.0 

.02 

139 

3 

079-01 D 

Tap  in  Town 

0 

1 

6.4 

20 

27 

8.7 

1.3 

11 

2.0 

.02 

.12 

8.5 

8 

17 

.00 

0.8 

0.8 

127 

3 

26 


n  1 i 1  ij  1  fun. 

per 

I  *i  tc*p 

City  or  Town 

Source 

i 

| 

0 

r-i 

8 

I 

Hardness 

O 

■H 

in 

0) 

| 

•rl 

Potassium 

c 
0 
P. 

H 

<u 
in 
o> 

§ 
1 

•H 

r-\ 

•A 
v. 

Sulfate 

01 
•0 

•H 

rU 

•H 
jj 

01 

«-> 

I 

•H 

u 

& 

a 
0 

6 

u  U) 

851 

.  Mo.  of  Santoles 

Dudley 

080-010 

Tub.  Wella,  Tap  in  P. 3. 

0 

2 

6.3 

18 

28 

8.6 

1.5 

11 

1 .7 

.00 

.10 

8.9 

1 3 

15 

.00 

0.9 

.16 

122 

j 

080-020 

Q.P.  Welle,  Schofleld  Ave. 
Tap  In  P.S. 

1 

2 

6.3 

25 

29 

9.2 

1.4 

13 

1.8 

.10 

.04 

8.1 

12 

15 

.00 

1.2 

2.1 

133 

3 

08O-O30 

O.P.  Well  #),  Tap  in  P.S. 
Potash  Brook 

0 

3 

6.2 

20 

30 

9.2 

1.6 

15 

2.0 

.00 

.05 

9.5 

15 

19 

.00 

1.1 

.O'l 

l'lO 

3 

080-01 D 

Tap  In  Town  Hall 

0 

0 

6.2 

2} 

30 

10 

L'l 

13 

1.8 

.00 

.05 

8.6 

11 

15 

.00 

1 .0 

.22 

136 

3 

Dunstable 

081 -01G 

Tub.  Wells,  Pleasant  St. 

0 

7 

6.1 

21 

29 

9 

1.5 

13 

2.2 

.18 

.15 

7.8 

9 

26 

•  O'l 

0.8 

.11 

1 38 

3 

081-0 ID 

Tap  In  Town  Hall 

0 

2 

6.3 

26 

29 

9.2 

1.5 

13 

2.2 

.06 

.08 

7.8 

7 

25 

.00 

0.7 

2.7 

139 

3 

Dux bury 

082-02G 

G.P.  Well,  Partridge, ltd. 

1 

2 

6.1 

11 

29 

6.7 

3.1 

17 

1.6 

.21 

.01 

8.9 

11 

31 

.00 

1.5 

.02 

153 

3 

082-0  50 

G.P.  Well,  Depot  St. 

0 

2 

5-8 

10 

'10 

7.2 

5.3 

29 

l.'l 

.02 

.29 

8.3 

25 

11 

.00 

0.9 

.05 

227 

3 

082-050 

G.P.  Well,  Mlllbrook 

0 

0 

6.1 

16 

20 

1.5 

2.0 

11 

0.8 

.03 

.ok 

9.9 

3 

18 

.00 

0.1 

.31 

101 

3 

082-060 

2  G.P.  WellB,  Rte.  3* 

1 

3 

6.2 

15 

16 

3.8 

1.5 

9 

0.5 

-05 

.03 

11 

5 

11 

.00 

0.0 

.38 

77 

3 

082-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

3 

6.2 

l'l 

18 

'••3 

1.9 

11 

1.0 

.08 

.O'l 

10 

i| 

17 

.00 

0.1 

.06 

99 

2 

East  Bridgewater 

08  3-010 

O.P.  Well  U\,  Pond  St. 

2 

26 

6.2 

18 

23 

5.7 

2.0 

13 

1 .0 

1.2 

.06 

12 

12? 

21 

.08 

0.7 

.08 

129 

1 

()8>02G 

G.P.  Well  If2,  Crescent  St. 

1 

0 

6.1 

11 

'l'l 

11 

3.8 

8 

1.7 

.12 

.11 

11 

23 

16 

.00 

2.1 

.08 

115 

3 

08  3-030 

G.P.  Well          Hudson  St. 

1 

0 

6.5 

21 

28 

6.3 

2.9 

8 

0.7 

.26 

.03 

16 

6 

10 

.01 

0.1 

.03 

102 

3 

08  VOID 

Tap  in  Town  Hall 

1 

2 

6.2 

22 

37 

9.1 

3.3 

10 

l.'l 

.06 

.ok 

12 

20 

15 

.00 

0.7 

1.7 

I'll 

3 

East  Brookfield 

GUP.'  Well  ffl.  Tap  in  P.S. 

08M-01G 

3 

10 

6.5 

12 

22 

5.9 

1.7 

6.7 

1.3 

.31 

.01 

9.2 

9 

11. 

.00 

0.1 

.11 

81 

3 

081-020 

G.P.  Well  #2,  l.Ake  l.ashawaj 

3 

15 

6.'i 

16 

26 

6.9 

1.9 

8 

l.'i 

.15 

.02 

7.1 

8 

22 

.00 

0.1 

.16 

9'i 

2 

24 


I 

MilliprBjns  per  Liter 

City  or  Town 

\ 

Source 

Turbidity 

| 

a 

X 

p, 

Alkalinity 

Hardness 

•H 
O 

O 

m 
1 

9> 

Potassiuir. 

c 

M 

at 
in 
<u 

i 
2 

rd 
O 
•H 

ir. 

(A 

a) 

h 

nt 

•H 

Nitrate  M 

u 

& 

a 

0 

0 

g 

•0  in 
c  0 

sl 

0  0 

II 

VI 

a) 

Ji 

0 
0 

East  Brookfieldi 
084-01D 

Tap  on  System,  North  Street 

0 

3 

6.8 

22 

21 

7.1 

0.7 

k.o 

1.0 

.00 

.00 

12 

11 

7.0 

.00 

0.0 

.28 

71 

3 

East  Longmeadow 

085-01D 

Tap  in  Town  Hall 

2 

20 

7.0 

8 

14 

4.0 

0.9 

6.0 

0.6 

.19 

.02 

3." 

6 

11 

.00 

0.1 

.38 

64 

3 

EaaUlarapton 

087 -01G 

8  in.  O.D.  A  Tub.  Wells, 
Hendrick  Street 

0 

0 

7-0 

52 

73 

24 

3.3 

5 

0.5 

.02 

.00 

10 

14 

14 

.00 

1.1 

.06 

172 

3 

087-020 

G.P.  Well  §1,  Hendrick  St., 
Tap  in  P.S. 

0 

0 

7.5 

57 

86 

28 

3.9 

1.7 

0.5 

.01 

.00 

11 

18 

14 

.00 

0.6 

.00 

193 

3 

087-0*10 

O.P.  Well  #3,  Nonotuck  Rd. 

0 

2 

8.0 

'12 

57 

19 

2.1 

3.7 

0.5 

.00 

.00 

10 

12 

7.7 

.00 

1.5 

.00 

130 

3 

O87-OID 

Tap  in  Town  Hall 

0 

3 

8.0 

50 

70 

23 

3-0 

4.7 

0.5 

.01 

.00 

10 

13 

11 

.00 

1.2 

.00 

161 

3 

Eanlon 

088-010 
088-020 

O.P.  Well,  Haskells  Pit 
Tap  in  P.S. 

Ames  Gravel  Walled  Well 
Tap  in  P.S.  Rte.  1}8 

0 
1 

2 
2 

6.3 
6.0 

17 
13 

23 
33 

6.5 
9.8 

1.8 

2.2 

12. 

25 

1.5 
2.5 

.00 
.00 

.21 
.01 

8 

8.4 

Ik 

16 

16 

32 

.00 
.00 

0.9 

3.6 

0.6 

.07 

116 

185 

2 

2 

088-05G 

G.P.  Well  #3,  Red  Mill  Rd. 
Tap  in  P.S. 

0 

3 

6.2 

7 

24. 

6.5 

2.0 

9.0 

l.o 

.02 

.10 

9.1 

13 

10. 

.00 

0.6 

.03 

230 

1 

088-04G 

G.P.  Well  #4,  Rte.  I38 

0 

0 

6.1 

19 

#37 

11 

2.9 

38 

1.0 

.00 

.01 

12 

15 

40 

.00 

2.4 

.02 

213 

2 

088-01 D 

Parkview  School 

0 

2 

6.0 

16 

26 

7.3 

1.9 

Ik 

1.5 

.00 

.13 

8.U 

11 

19 

.00 

1.1 

.16 

123 

2 

Edgartovm 

089-010 

Dug  4  Tubular  Wells,  Win- 
tucket 

1 

3 

6.9 

7 

7 

1.1 

1.1 

10 

0.5 

.05 

.01 

3.1 

k 

15 

.00 

0.0 

.00 

67 

3 

089-03G 

G.P.  Well  #2,  Shurtleff  Gas 

1 

2 

6.0 

9 

25 

4.9 

3.0 

19 

2.5 

.05 

.09 

7.4 

13 

27 

.33 

3.5 

.11 

157 

3 

089-04 g 

Mashachet  G.P.  Well,  Tap 
in  P.S. 

1 

3 

6.7 

13 

8 

1.1 

1.1 

12 

0.8 

.00 

.00 

7.1 

0 

21 

.01 

0.1 

.00 

72 

3 

089-01 D 

Tap  on  System 

1 

2 

7.0 

16 

8 

1.2 

1.3 

1* 

0.7 

.09 

.01 

7.2 

0 

14. 

.02 

0.3 

.03 

87 

3 

2  b 


City  or  Town 

i 

Source 

Turbidity 

Color 

3? 

Mi  1  1  1  in \  ww 

|1l    1    1    1  J    1  1  Mill 

\  - 1 

1 J  tor 

1 

0  in 

6 1 

c 

0  u 

II 

in 
01 

rH 

'»  . 

O 

O 

t 

i 

n 

V) 

I 

Calcium 

§ 

•ri 
V) 
I 

Sodium 

§ 

•H 
10 
M 

to 

LJ 

b 

n. 

c 
0 

s 

at 
in 

0) 

§ 

TO 

O 
•H 
r-i 

tr. 

Sulfate 

Chloride 

to 

01 

•H 

u 

t 

p 

Egremont 

090-01D 

Tap  In  Town 

0 

l 

7.0 

27 

33. 

9.5 

2.2 

2.0 

0.2 

.01 

.00 

3-1 

8 

3.0 

.00 

0.1 

.08 

80 

3 

Ervlng  Millers 

Palls  P.O. 

091 -01 D 

Tap  on  System  in  Ervlng 

l 

5 

6.8 

12 

18 

5.5 

1.0 

2.5 

1.6 

.18 

.00 

5.2 

10 

5.  3 

.00 

0.0 

.05 

63 

3 

Essex 

092-020 

G.P.  Well  #2,  Harry  Homans 

Drive 

15 

105 

6-3 

15 

27 

b.5 

2.5 

10 

1.1 

3-0 

0.9 

9.5 

11 

lo 

.17 

0.0 

.03 

115 

2 

092-0  30 

O.P.  Well  #3,  Chebacco  Lake 

13 

152 

6.5 

50 

35 

9-9 

2.6 

13 

1.1 

8.1 

.52 

12 

11 

17 

.18 

0.0 

.11 

112 

3 

092-0 ID 

Tap  in  Pire  Station 

11 

57 

6.5 

29 

32 

9.0 

2.3 

12 

1.0 

1.6 

.51 

12 

11 

18 

.05 

0.0 

.03 

133 

3 

Everett 

09>-01D 

Tap  in  City  Hall 

1 

15 

6.8 

7 

13 

3.8 

0.7 

5.7 

0.8 

.21 

.00 

2.5 

8 

9.0 

.06 

0.2 

0.5 

61 

3 

Pal rhaven 

O9I-OIG 

Tub.  Wells  near  Naaketucket 

River 

0 

30 

6.2 

17 

"3 

11 

3-9 

12 

2.9 

.07 

.01 

6.5 

12 

19 

.00 

1.9 

.01 

161 

3 

09*1-020 

Tub.  Wells  near  Mattapolset 

t 

Hlver 

■ 
i 

0 

6.3 

16 

28 

0.0 

2.8 

1 1 

2.3 

1.3 

.33 

7.2 

5 

25 

.01 

1.1 

.11 

116 

3 

09'l-01D 

Tap  in  System 

l 

23 

6.2 

17 

30 

7-3 

3.0 

17 

2.1 

0.9 

.26 

7.1 

1 

25 

.03 

1.2 

.13 

151 

3 

091-02D 

New  Bedford  Water 

l 

21 

6.6 

16 

22 

5.5 

1.8 

15 

1.1 

.23 

.02 

3.9 

6 

21 

.00 

0.6 

.11 

116 

3 

Pall  River 

095-ois 

North  Watuppa  Pond 

l 

2) 

6.6 

6 

11 

3-8 

0.9 

6.7 

0.9 

.05 

.01 

1.1 

10 

12 

.00 

0.0 

.01 

71 

3 

095-02S 

Noquochoke  P.S.,  Industrial 

Supply 

2 

117 

6.2 

7 

15 

3-5 

1-5 

7.7 

1.2 

.62 

.12 

1.1 

12 

11 

.01 

0.1 

.03 

81 

3 

09^-0  33 

Copicut  Reservoir 

2 

60 

6.2 

6 

7.3 

1.8 

0.6 

1 

0.8 

.32 

•  07 

1.0 

7 

7 

.00 

0.0 

.08 

11 

3 

095-01 D 

Tap  in  Wat.  Wks  Building, 

Bedford  St. 

1 

12 

6.3 

6 

15 

3.9 

0.9 

9-3 

0.7 

.12 

.02 

1.3 

9 

15 

.00 

0.0 

.03 

82 

3 

095-020 

Tap  in  City  Hall 

2 

11 

6.6 

6 

15 

1.3 

0.9 

10 

0.8 

.19 

•  03 

3-3 

10 

33 

.00 

1.5 

.07 

87 

3 

2fi 


I 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

Milligrams  per  Liter 

SDec.  Cond 
(Micromhos/cm. ) 

.  Mo.  of  Samples  1 

Alkalinity 

W 
01 
0) 

c 
| 

Calcium 

Magnesium 

Sodium 

Potassium 

Iron 

tl 
in 

i 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

1 

0) 
•H 

Copper 

Falmouth 

096-01S 

Long  Pond,  Raw 

l 

'1 

6.9 

7 

8.7 

1.7 

1.0 

H.O 

0.5 

.00 

.01 

2.2 

6 

12 

.00 

0.0 

.00 

62 

3 

096-OIF 

Long  Pond,  Finished  Water 

Tap  in  P.S. 

6.8 

EL 
J 

8.3 

1.0 

3 

o  s 

02 

.00 

.00 

0.0 

~* 
J 

096-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

4 

6.9 

7 

10 

2.'l 

1.0 

8.3 

0.5 

.03 

.00 

2.4 

1 

13 

.00 

0.0 

.01 

65 

3 

Falmouth  -  Otis  AFB 

096A01G 

G.P.  Well  "J" 

0 

1 

6.3 

22 

35 

6.8 

t.3 

13 

1.3 

.08 

.02 

7.7 

9 

13 

.00 

3.8 

.14 

139 

3 

096A02G 

O.P.  Well  "G" 

0 

1 

6.3 

12 

23 

4.6 

2.8 

9 

0.9 

.09 

.00 

8.2 

6 

13 

.00 

2.2 

.01 

94 

3 

096A04G 

G.P.  Well  "E" 

0 

0 

6.  4 

20 

36 

8.5 

3-7 

11 

1.1 

.51 

.00 

7.1 

10 

13 

.01 

3.3 

0.8 

126 

3 

096A01D 

Tap  in  Hdqtra.  Building 

0 

1 

6.3 

12 

30 

5.7 

3.7 

11 

1.1 

.50 

.00 

7.6 

8 

17 

.01 

3.5 

.03 

115 

3 

Fltchburg 

097-01S 

Meetinghouse  Pond  at 

Gatehouse 

1 

9 

6.7 

6 

11 

3.1 

0.6 

5.7 

0.8 

.03 

.01 

1.2 

8 

9 

.01 

0.1 

.00 

59 

3 

097-02S 

Scott  Res.  at  Gatehouse 

1 

5 

6.4 

6 

9.0 

2.3 

0.6 

5.3 

0.8 

.06 

.01 

2.1 

7 

8 

.02 

0.1 

.03 

48 

3 

097-0  53 

Wachusett  Lake  at  Gate- 

house 

i 

18 

6.4 

7 
1 

9 

?  7 

0  s 

0.8 

•  j£ 

.01 

1  s 

c 

J 

21 

.03 

0.0 

.00 

■* 

j 

097-043 

Lovell  Res.  at  Dam 

1 

13 

6.5 

6 

6 

1.4 

0.1) 

4.0 

0.5 

.10 

.06 

3.3 

5 

7.0 

.01 

0.0 

.03 

36 

2 

097-053 

Falulah  Res. 

1 

11 

6.4 

L 
*» 

7 

1.7 

0.5 

1.0 

0.6 

.21 

.17 

2.7 

1. 
«* 

Q 
O 

.01 

0.0 

.12 

40 

3 

097-063 

Mare  Meadow  Res. 

1 

15 

6.3 

5 

7 

2.1 

0.4 

4 

0.5 

.25 

.03 

1.7 

5 

8 

.04 

0.1 

.00 

41 

3 

097-07S 

Overlook  Lake 

0 

15 

6.2 

5 

7-0 

1.7 

0.5 

4.8 

0.5 

.11 

.04 

3.5 

5 

7 

.01 

0.0 

.01 

<»3 

3 

097-08S 

Ashby  Res. 

1 

17 

6.2 

3 

7 

3.1 

0.6 

6.3 

0.6 

.20 

.03 

3.5 

6 

10 

.01 

0.2 

.02 

49 

3 

097-093 

Bickford  Res. 

2 

8 

6.2 

4 

8 

2.2 

0.4 

3.0 

0.6 

.19 

.05 

2.4 

6 

8 

.03 

.01 

.00 

42 

2 

097-1 OS 

Shattuck  Res. 

1 

35 

6.2 

4 

7 

1.7 

0.5 

5.0 

0.6 

.21 

.04 

2.7 

5 

9 

.01 

0.0 

.00 

45 

2 

097-01 D 

Tap  in  City  Hall,  Low 

Service 

1 

10 

5.4 

ii 

7.7 

2.1 

0.5 

5.3 

0.6 

.29 

.05 

4.1 

5 

10 

.00 

0.0 

.21 

53 

3 

27 


M  1    1    1    1  i  1  r  '   ill  1' 
111    1    1    1)1  '  1111 

1  H  ■  | 

Liter 

1 

ai 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

u 
0 

a 

"H. 

1 

10 
</) 
<u 

1 

•H 
O 

3 

i 

•H 
10 
01 

i 

1 

■a 

l/J 

Potassium 

C 

E 

H 

01 
ID 
0) 

g 

u 

1 

3 

•H 
f-i 

w\ 

w. 

Sulfate 

01 

•0 

•rl 
\ 

i 

L> 

j 

01 

I 

•H 

| 

D 
5 

■0  10 

I 

Jl 

in 
0 

0 

Fi  tchburg 

097-02D 

Tap  at  Water  Wks.  Shop, 
High  Service 

1 

13 

6.1 

6* 

8.7 

2.6 

0.5 

6 

0.7 

•37 

0.5 

2.5 

7 

11 

.01 

0.0 

•  33 

61 

3 

Foxbo  rough 

099-010 

O.P.  Well  #1,  P.S.  ffl  off 
Chestnut  Street 

0 

2 

6.6 

22 

39 

11 

2.5 

12 

1.1 

.02 

.02 

9.5 

13 

19 

.00 

1.9 

.02 

111 

3 

099-020 

G.P.  Well  #2A,  P.S.  ^1 
off  Chestnut  Street 

2 

17 

6.7 

29 

37 

11 

2.5 

15 

1.1 

0.9 

.68 

8.5 

1 

19 

.01 

1.3 

.00 

117 

3 

099-0 

G.P.  Wella  #1,  2A,  A  3,  P. 
S.  #1,  Venturi  Pit,  Fin. 

1 

7 

6.5 

25 

38 

11 

2.5 

11 

0.9 

0.1 

.32 

8.8 

1 

18 

.01 

1.6 

.00 

H3 

3 

099-0'tO 

G.P.  Well  #1,  P.S.  1)2  off 
South  Street 

0 

1 

6.1 

11 

23 

6.5 

1.5 

10 

1.2 

.03 

.00 

7.7 

11 

16 

.00 

1.2 

.12 

102 

3 

099-050 

G.P.  Well  #5,  P.S.  #2  orr 
South  Street 

0 

2 

6.3 

11 

19 

5.5 

1.3 

8 

0.9 

.03 

.00 

7.7 

13 

10. 

.00 

1.0 

.19 

92 

3 

099-06F 

G.P.  Wells  #1,5,  *  6,  P.S. 
#2,  1  st  House  after  Treat. 

0 

0 

6.7 

38 

15 

15 

1.6 

13 

1.0 

.02 

.00 

8.1 

10 

17 

.00 

1.1 

0.9 

119 

3 

099-070 

O.P.  Well  M,  P.S.  #3  off 
Oak  Street 

0 

6.5 

18 

31 

9.1* 

1.8 

ll 

0.6 

.12 

.03 

9.6 

10 

21 

.00 

1.3 

.01 

151 

3 

099-08G 

O.P.  Well  /j/8,  P.S.  #3  off 
Oak  Street 

1 

0 

6.7 

21 

33 

10 

2.0 

16 

0.7 

.15 

.10 

8.1 

7 

32. 

.01 

0.2 

.01 

111 

1 

099-090 

U.P.  Well  #9,  P.S.  #3  off 
Oak  Street 

0 

3 

6.1 

18 

27 

8.0 

1.7 

10. 

0.6 

.00 

.00 

9.2 

7 

17 

.00 

0.7 

.01 

105 

3 

099-09P 

O.P.  Wells  Hi.  8,  &  9,  P-S. 
#3,  1  et  House  after  Treat. 

0 

1 

6.3 

21 

29 

8.7 

1.7 

11 

0.6 

.02 

.01 

9-5 

0 

19 

.00 

0.9 

.16 

119 

3 

099-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

3 

6.3 

21 

38 

11 

2.3 

13 

0.8 

.08 

.07 

9.7 

2 

19 

.00 

1.3 

.11 

112 

3 

Fraralngham 

100-01P 

M.D.C.  Station,  Tap  in  P. 
S.,  Edgell  Road 

0 

6 

7.2 

9 

12 

3.7 

0.7 

9 

0.7 

.01 

.00 

2.8 

8 

9 

.00 

0.1 

.01 

71 

3 

28 


City  or  Town 

1 

Source 

Turbidity 

Color 

a: 
0. 

Milligrams  per  Liter 

Spec.  Cond 
(Micromhos/cm. ) 

,  No.  of  Samnles 

•H 
■5 

M 
Ui 
0) 

1 
J. 

Calcium 

•ri 

V) 

4) 
c 

bt 
5-. 

Potassium 

Iron 

0) 

in 

!§ 

I 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

2: 
<v 

« 

u 
p 

•H 

Copper 

Fraraingham 

100-O2P 

M.D.C.  Station,  Tap  in  P.S. 

Orove  Street 

0 

8 

7.'t 

10 

1 2 

3-7 

0  7 

Q 

0.7 

.02 

.00 

2.9 

7 

10 

.00 

0.1 

.00 

73 

3 

100-03P 

M.O.C.  Sta.  Tap  In  P.S. 

Elm  St. 

1 

15 

7.1 

10 

m 

".5 

0.7 

9.0 

0.9 

.02 

.00 

3.1 

9 

11 

.00 

0.2 

.00 

71 

1 

100-04 P 

M.D.C.  Sta.  Tap  in  P.  3. 

Pleasant  St. 

1 

12 

7.6 

11 

13 

3.0 

0.7 

8.7 

O.O 

.03 

.00 

0  p. 
2.0 

0 
0 

9 

.00 

0.1 

.00 

71 

3 

100-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

Q 

O 

7.1 

8 

13 

3." 

0.7 

8.5 

0.9 

.07 

.01 

3.2 

0 
0 

10 

.00 

0.2 

.00 

72 

2 

100 AO 10 

G.  P.  Well  Rt.  9,  Tap  in 

P.  S. 

0 

0 

6.1 

27 

103 

"VI 
JL 

6.2 

80 

J*  * 

.02 

.00 

IX 

11 

117 

•  OS 

2.8 

.00 

560 

2 

Franklin 

101-020 

2  0.  P.  Walls,  Beaver  Road 

2 

12 

6.5 

2*1 

35 

11 

1.6 

20 

1.2 

.28 

.28 

7.9 

10 

33 

.01 

0.8 

0.8 

169 

3 

101-030 

0.  P.  Well  #3,  Orove  St. 

0 

1 

6.5 

17 

30 

8.8 

1.9 

13 

1.6 

.00 

.02 

9.5 

12 

18 

.00 

1.1 

.07 

131 

3 

101-010 

0.  P.  Well  #1,  Miller  St. 

0 

0 

6.1 

13 

25 

7.8 

1.5 

9 

0.1 

.00 

.01 

8.1 

11 

17 

.00 

0.7 

.10 

103 

3 

101-050 

0.  P.  Well  #5,  Miller  St. 

0 

0 

6.5 

15 

26 

7.7 

1.6 

18 

0.9 

.00 

.00 

8.0 

12 

27 

.00 

1.0 

.29 

1I5 

3 

101 -01 D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

2 

6.3 

18 

28 

8.6 

1.6 

11 

0.8 

.05 

.07 

8.6 

11 

25 

.00 

0.5 

1.3 

111 

3 

Freetown 

102A010 

In  Drilled  Well  #1 

Assonet  Bay  Shores 

3 

10 

6.9 

•S7 

17I 

1,  — 

15 

65 

0.8 

.51 

.17 

11 

27 

■1-1)1 

131 

.00 

0.0 

.01 

600 

1 

102A020 

Drilled  Well  #2 

Assonet  Bay  Shores 

12 

lo 

7.1 

77 

17* 

15 

15 

70 

0.7 

2.6 

.18 

10 

31 

133 

.00 

0.0 

.00 

600 

1 

102A01D 

Tap  on  System 

Assonet  Bay  Shores 

5 

15 

7.3 

75 

17I 

15 

15 

55 

0.7 

.52 

.18 

8.8 

30 

115 

.00 

0.0 

.00 

600 

1 

Gardner 

103-013 

Crystal  Lake  Near  P.  3. 

1 

11 

6.5 

8 

ll 

1.1 

0.7 

7.0 

1.1 

.10 

.02 

1.5 

9 

12 

.02 

0.2 

.01 

77 

3 

10>02S 

Perley  Brook 

1 

52 

6.7 

7 

10 

3.1 

0.5 

5-0 

0.7 

.61 

.08 

2.7 

8 

7 

.05 

0.0 

.02 

53 

3 

28 


1 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

IE 

Mi  1  1  1  (t  r  v ml' 
III  1  I  1  )  1  <  un. 

1  If  T1 
1*  1 

1  ii  tep 

6 

0  in 

£  Q 

M 
01 

Ji 

■h 
0 

0 

P 

•H 
1 

■ 

•H 
O 

§ 

•H 
M 
fi 

& 

•  H 
Ifl 

it 
m 

p 

0 
a. 

c 
n 

s 

01 

m 
9 

§ 
1 

* 

0 
•H 

IT. 

Sulfate 

Chloride 

0> 

1 

•ri 

fa 

I 

Oardner 

105-01D 

Tap  In  City  Hall 

1 

13 

6.8 

10 

20 

6.i» 

0.9 

10 

1.4 

.23 

.03 

2.3 

11 

18 

.00 

0.1 

1.1 

109 

3 

Gardner  State  Hospital 

103A010 

Tub.  Wells,  Tap  In  P.  3. 

0 

6 

6.0 

9  " 

18 

5.3 

1.0 

5.3 

0.5 

.03 

.03 

8.0 

13 

7 

.00 

0.1 

.57 

72 

3 

103A01D 

Tap  In  Adni.  Bldg. 

0 

5 

5.8 

8 

18 

5.3 

1.0 

5.3 

0.6 

.04 

.02 

7.9 

12 

8 

.00 

0.1 

.45 

71 

3 

Georgetown 

10^-020 

Metcalf  0.  P.  Well 

1 

8 

6.4 

21 

37 

11 

2.5 

9.3 

1.4 

.52 

.25 

12 

16 

16 

.02 

0.7 

.03 

135 

5 

105-050 

0.  P.  Well  #2,  Marshall  Wei 

0 

6.7 

4o 

68 

20 

4.4 

8 

1.8 

.12 

.22 

11 

22 

14 

.02 

0.2 

0.3 

185 

3 

105-01 D 

Tap  In  Town  Hall 

1 

0 

6.6 

62 

18 

4.0 

8 

1.7 

.02 

.01 

11 

22 

12 

.00 

0.4 

1.4 

182 

3 

0111-Riverslde  Wat.  Co. 

106-010 

Spring,  Main  3t. 

1 

3 

6.6 

24 

35 

10 

2.4 

8 

1.1 

.10 

.00 

8.9 

15 

11 

.00 

1.2 

.39 

126 

3 

106-01D 

Tap  on  System 

1 

3 

6.7  i 

5 

33 

9.2 

2.4 

8.0 

1.1 

.08 

.00 

8.6 

15 

12 

.00 

1.2 

0.6 

127 

3 

0111  St.  Ilermon  School 

. 

106A010 

Tub.  Wells  off  Gill  Road 

1 

8 

6.5 

14 

19 

5.4 

1.3 

4.0 

0.6 

.18 

.00 

6.5 

9 

5 

.00 

0.6 

0.7 

73 

3 

OlouceBter 

1 07-01 S 

Babson  Res.  Direct 

42 

6.5 

5 

10 

2.0 

1.3 

11 

0.7 

.28 

.11 

5.0 

9 

20 

.01 

0.1 

.02 

87 

3 

107-01P 

Babson  Res.  Finished 

J 

6 

6.9 

8 

35 

12 

1.4 

12 

0.6 

.04 

.05 

5.7 

21 

21 

.01 

0.1 

.00 

145 

2 

107-023 

Haskell  Res. 

9 

6.5 

9 

10 

2.0 

1.0 

.21 

0.8 

.17 

.39 

4.3 

8 

31 

.01 

0.1 

.01 

132 

3 

107-033 

Wallace  Res.  Direct 

17 

6.4 

4 

10 

1.8 

1.0 

9.3 

0.6 

.13 

.06 

3.3 

7 

14 

.01 

0.0 

.00 

68 

3 

107-03R 

Mag.  Ave.  T.  P.  Raw 

15 

6.7 

8 

9 

1.8 

1.0 

9.0 

0.5 

.15 

.00 

1.4 

7 

17 

.00 

0.0 

.00 

68 

1 

107-03P 

Mag.  Ave.  T.  P.  Finished 

0 

6.7 

9 

44 

16 

1.0 

9.0 

0.5 

.00 

.00 

1.2 

27 

21 

.00 

0.0 

.00 

144 

1 

107-043 

Dike's  Brook  Res. 

32 

5.9 

4 

9 

1.9 

1.0 

11 

0.8 

.23 

.12 

2.5 

7 

21 

.01 

0.0 

.03 

85 

3 

107-053 

Klondike  Quarry.  Emerg. 

6.3 

8 

17 

4.5 

1.3 

8.0 

1.4 

.03 

.00 

4.7 

11 

14 

.01 

0.1 

.00 

83 

3 

107-063 

Pernwood  Lake,  Emerg. 

167 

5-7 

5 

8 

1.9 

1.0 

7.3 

0.6 

0.7 

.07 

4.3 

8 

1? 

.00 

0.0 

.05 

61 

3 

30 


1 

City  or  Town 

v 

\ 

Source 

Turbidity 

Color 

5. 

Mi  lli  mrvwns  Vtov  liitep 

Soec.  Cond 
(Micromhos/cm. ) 

in 
tu 

Jl 

••-1 
0 

0 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

•H 

id 
<u 

6 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 

in 
HI 

b£- 

i 

8 

■A 

Sulfate 

Chloride 

■A 
C 

1 

ss 

B 

•H 

Copper 

Gloucester 

107 -07S 

Goose  Cove  Res. 

2 

58 

6.1 

4 

10 

2.0 

1.1 

7.3 

0.6 

0.9 

.13 

2.7 

7 

13 

.01 

0.0 

.10 

62 

3 

1 07-01 D 

Tap  In  City  Hall 

1 

9 

6.7 

1*1 

36 

1>» 

1.3 

10 

0.7 

•  13 

.00 

3.2 

25 

21 

.00 

0.1 

.00 

146 

2 

Oosnold 

Tubular  Wells  before  Treat- 

ment 

1 

3 

6.5 

17  . 

17 

2.6 

2.5 

17 

1.3 

.10 

.00 

11 

9 

26 

.00 

0.7 

.03 

130 

3 

109-01F 

Tubular  Wells  after  Treat- 

ment, Jenkins  St. 

0 

3 

7.<i 

33 

21 

5.'« 

1.8 

25 

1.4 

.04 

.00 

9.7 

9 

26 

.00 

0.8 

.01 

162 

3 

109-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

h 

7.5 

27 

1  P. 
Its 

0  p. 

2.4 

•  if 

.00 

10 

y 

crO 

.00 

0.8 

•  uu 

1  rP. 

3 

Grafton  Wat.  Co. 

110-010 

Dug  Wells,  Millbury  St. 

Tap  in  P.  S. 

1 

2 

6.3 

25 

71 

22 

3.8 

•»5 

4.8 

.07 

.00 

7.5 

21 

71 

.00 

4.8 

.00 

360 

3 

110-030 

G.  P.  Well  #2,  East  St. 

1 

5 

6.8 

81 

72 

22 

l«2 

55 

3.0 

.00 

0.8 

11 

19 

54 

.00 

1.9 

.20 

34o 

1 

110-040 

G.  P.  Well  #3.  E»at  St. 

4 

20 

6.4 

30 

57 

17 

32 

3.6 

1.8 

.72 

9.0 

6 

62 

.08 

0.6 

.03 

290 

3 

110-01D 

Tap  on  System 

2 

10 

6.6 

65 

70 

21 

3.9 

47 

3-9 

0.4 

.25 

9.5 

18 

57 

.03 

2.7 

.11 

357 

3 

Grafton.  So.  W.  DJat. 

110A10 

0.  P.  Well  #1  off  122 

Tap  in  Pump  Station 

0 

0 

6.0 

7 

19 

6.0 

0.8 

19 

1.6 

.03 

.00 

8.0 

3 

26 

.00 

1.7 

.05 

146 

3 

110A02Q 

0.  P.  Well  #2,  Ferry  St. 

at  North  Grafton 

0 

2 

5.9 

9 

22 

O.O 

l.l 

lO 

1.9 

.05 

.00 

8.2 

5 

27 

.00 

2.0 

.03 

113 

3 

110A01D 

Tap  on  System 

0 

0 

6.0 

8 

20 

6.1 

1.0 

19 

1.6 

.01 

.00 

7.8 

4 

27 

.00 

1.7 

0.8 

147 

3 

Granby,  Bach.  Knolls 

111-010 

Deep  Tubular  Well,  Tap  in 

Pump  Station 

0 

0 

6.7 

72 

J01 

30 

6.3 

6.0 

0.7 

.00 

.00 

9.6 

7.0 

.00 

2.3 

.03 

245 

1 

Granville,  GR.  Cen.  W. 

Co. 

112-010 

Deep  Tubular  Well,  Tap  in 

Pump  Station 

5 

2 

7-t 

40 

44 

13 

2.0 

4.0 

l.l 

.42 

.01 

9.5 

10 

5.5 

.00 

0.0 

.00 

104 

2 

3  1 


City  or  Town 

Source 

& 
% 

Color 

Mil  1  i  (ii"V"imti  ii^r* 

1  11X1  *  )   •  XII  HO     \  1 

l»i  tGP 

| 

x)  in 
C  Q 

(SP 
u  0 

8  a 

in  ' 

n 

I 

O 
O 

| 

Hardness 

§ 
o 

3 

§ 

•H 

in 
9 

•H 

i 

§ 

*H 
in 
in 
n 

o 

c 

B 

M 

§ 

H 

1 

0 

•H 

d 

IP. 

p 

10 

tn 

Chloride 

4) 

*-• 

I 

•H 

1 

q 
o 

Granville,  Ur.  Cen.  W.  Co. 

1 12-02G 

Springs  &  Collecting  Well 

1 

0 

6.6 

9 

8 

2.5 

0.5 

2.0 

0.5 

.00 

.00 

5.0 

5 

3.0 

.00 

0.0 

.00 

29 

1 

112-01 D 

Tan  nn        n  t  him 

1 

0 

6.5 

10 

7.5 

2.3 

0.5 

2.0 

0.5 

.00 

.01 

6.3 

»t 

0.8 

.00 

0.0 

.53 

31 

2 

Oreat  Harrington 

Plre  Dlat. 

113-01S 

1* as t  Mount. a  1  n  Reaervoi r 

1 

6 

7.1 

32 

29 

8.1 

3.8 

1.3 

1.0 

.02 

.00 

3.5 

11 

2.7 

.00 

.00 

.01 

85 

3 

113-02S 

Oreen  River  "Hiw" 

1 

3 

7.5 

8l 

92 

26 

6.7 

1.0 

0.6 

.01 

.00 

2.7 

13 

8 

.01 

0.6 

.00 

197 

3 

1 1  3-01D 

p  on  Sy  9  tern 

1 

0 

7.1 

85 

98 

26 

8.5 

1 

0.5 

.00 

.01 

3.0 

12 

8 

.00 

0.6 

.02 

205 

3 

Great  Barrlngton, 

llous.  W.W. 

113A01S 

Long  Pond  "Raw" 

0 

1 

7.'i 

69 

77 

18 

7.0 

1.0 

0.1 

.00 

.00 

0.8 

10 

1.5 

.00 

0.1 

.01 

155 

2 

113A01F 

Long  Pond  "Finished" 

0 

k 

7.* 

69 

77 

18 

7.0 

1.0 

0.1 

.00 

.00 

0.8 

10 

.00 

0.1 

.01 

155 

2 

113A01D 

Tap  on  System 

2 

25 

7.5 

71 

77 

18 

7.0 

1.5 

0.1 

.30 

.00 

0.8 

11 

2.5 

.00 

0.1 

.02 

158 

2 

Greenf leld 

111-01S 

Glen  Brook,  Upper  Res. 

1 

15 

7.1 

36 

'17 

16 

1.9 

3.5 

1.3 

.03 

.01 

1.3 

12 

7 

.02 

0.5 

.00 

110 

2 

lll-OIR 

Pilter  Plant  "Raw" 

1 

8 

7.1 

36 

11 

15 

1.6 

3-0 

1.2 

.02 

.00 

1.3 

11 

5 

.00 

0.3 

.00 

105 

3 

111-01P 

Filter  Plant  "Finished" 

1 

5 

7.2 

35 

'•3 

15 

1.6 

3.0 

1.3 

.00 

.00 

1.2 

11 

5 

.00 

0.1 

.02 

105 

5 

Hl-OIG 

Dug  Well  near  Green  Hiver 

1 

7 

7-3 

36 

12 

11 

1.3 

2.0 

1.0 

.03 

.00 

1.1 

11 

1 

.00 

0.1 

.00 

95 

3 

11*1  -OlG 

Mill  Brook  G.p.  Well  #1, 

Tap  in  P. 3. 

1 

0 

6.1 

18 

12 

10 

1.2 

13 

0.8 

.01 

.05 

7.2 

16 

30 

.00 

0.1 

.02 

155 

1 

111-05G 

Mill  Brook  O.P.  Well  §2, 

Tap  in  P.S. 

0 

0 

6.1 

12 

21 

5.0 

2.6 

3.0 

0.3 

.00 

.00 

5.3 

12 

6.0 

.00 

1.0 

.00 

72 

1 

111-06G 

Mill  Brook  G.P.  Well  #3, 

Tap  in  P.S. 

2 

0 

6.3 

13 

30 

7.0 

2.8 

10 

1.0 

.05 

.00 

1.5 

11 

20 

.00 

0.6 

.00 

120 

1 

lll-OlD 

Tap  in  Town 

1 

3 

6.9 

32 

111 

13 

1.9 

1.0 

1.2 

.09 

.00 

1.9 

12 

8 

.00 

o.5 

.06 

107 

3 

Groton  Water  Co. 

115-01G 

O.P.  Well,  Shattuck  Field 

1 

18 

6.3 

3* 

17 

16 

l.a 

8.0 

1.9 

.10 

0.7 

7.3 

17 

16 

.01 

0.2 

.02 

137 

3 

32 


1 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

cx 

Milligrams  per  Liter 

Spec .  Cond 
(Micromhos/cm. ) 

in 
o> 

rH 

<4H 
O 

O 
*^ 

Alkalinity 

in 

in 

0> 

Calcium 

in 
1 

i 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 

in 

0> 

c 
(3 

& 

i 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

•3 

c 

2: 

01 

fj 
rd 

I 

•H 

Copper 

Groton  Water  Co. 

115-020 

Dug  Well,  Tap  in  P.S. 

1 

3 

6.6 

3'i 

36 

12 

1.3 

1.7 

1.6 

.02 

.33 

9.7 

7 

9 

.01 

0.2 

.00 

99 

3 

1 15-01 D 

Tap  at  Groton  School 

1 

30 

6.1 

33 

15 

15 

1.7 

7 

1.9 

.22 

.03 

9.6 

17 

ll 

.00 

0.3 

.07 

128 

3 

Groton,  W.  Groton  W. 

Sup.  Dist. 

115A01G 

Tub.  Wells,  Tap  in  P.S. 

3 

10 

6.1 

23 

16 

13 

3.<» 

8 

1.1 

0.6 

.33 

6.6 

12 

13 

.00 

5.1* 

.10 

118 

3 

115A01D 

Tap  on  System 

1 

2 

6.5 

27 

19 

11 

3-3 

7.3 

1.1 

.03 

.09 

6.1 

11 

13 

.00 

5.* 

.29 

152 

3 

Groveland 

116-01G 

G.p.  Well,  Main  St.  jf\ 

0 

0 

6.9 

39 

62 

18 

1.0 

7.0 

1.3 

•  25 

.06 

12. 

25 

10 

.00 

0.1 

.00 

175 

1 

116-02G 

O.P.  Well  #2 

0 

2 

6.6 

71 

100 

29 

6.8 

11 

2.1 

.20 

.47 

11 

28 

21 

.01 

0.1 

.01 

310 

2 

116-01D 

Tap  on  System 

1 

0 

6.3 

11 

62 

17 

*,5 

7.0 

1.2 

.10 

.08 

11 

21 

11 

.00 

0.1 

.05 

165 

1 

Hadley 

117-010 

G.P.  Well  #1,  Mt.  Warner  Rd 

0 

2 

7.8 

71 

102 

30 

6.6 

7-3 

1.1 

.00 

.01 

9.2 

33 

9 

.00 

2.6 

.00 

253 

3 

117-02G 

O.P.  Well  U2,  Mt.  Warner  Rd 

0 

0 

8.0 

69 

91 

27 

6.3 

6.0 

1.1 

.03 

.05 

8.1 

30 

8.3 

.00 

0.7 

.00 

221 

3 

117-01D 

Tap  on  System 

0 

0 

8.1 

71 

101 

30 

7 

7-5 

1.1 

.01 

.00 

8.6 

3* 

11 

.00 

2.1 

.01 

2l9 

2 

Halifax 

118-01G 

G.P.  Well  #1,  Plymouth  St. 

5 

10 

6.6 

27 

36 

9 

3.3 

11 

1.2 

1.6 

.18 

18 

ll 

17 

.18 

0.1 

.01 

123 

2 

118-01D 

Tap  in  Town  Hall 

k 

13 

6.6 

29 

33 

8.3 

3.0 

11 

1.2 

.17 

,*5 

18 

12 

17 

.05 

0.2 

.10 

129 

2 

Hanii  1  ton 

119-02G 

School  St.  Well,  Tap  in  PS 

0 

2 

6.5 

61 

108 

28 

9.3 

20 

2.1 

.02 

.03 

ll 

28 

1o 

.00 

3.1 

.00 

320 

3 

119-030 

Patton  O.P.  Well 

1 

2 

6.6 

52 

70 

18 

5.8 

11 

1.2 

.13 

.12 

12 

21 

20 

.00 

0.3 

.01 

197 

3 

119-OlQ 

Caisson  Well,  Pleasant  Pd. 

1 

5 

7.2 

lO'l 

137 

12 

8.2 

12 

1.5 

.22 

.08 

12 

26 

21 

.01 

0.1 

.02 

300 

3 

119-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

it 

7.1 

100 

132 

10 

8.5 

11 

1.6 

.01 

.00 

12 

26 

21 

.00 

0.1 

0.9 

303 

3 

Hanover 

122-010 

G.P.  Well  #1,  Pond  St. 

3 

205 

6.2 

30 

15 

10 

1.6 

35 

1.1 

3.5 

1.8 

13 

19 

61 

.26 

0.2 

.02 

258 

2 

122-0>G 

G.P.  Well  §1,  Hanover  St. 

1 

21 

t>.  1 

12 

11 

11 

3-9 

27 

1.5 

1.9 

.02 

11 

21 

18 

.00 

1.3 

.01 

232 

3 

1 

Mi  1 1  Lpronc 

per 

l.i  tor" 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

0 

rH 

0 

0 

0. 

< 

M 
W 
01 

% 

•H 
O 

\ 

O 

1 

■H 
M 
I 

§ 

1 

§ 

10 
M 
<U 

t-> 
O 

| 

r- 1 

01 

U) 

g 
u 

£ 

3 

•H 

d 

to 

Sulfate 

o> 

•0 

■H 
O 

■0 

o> 
■ 

•H 

u 

I 

p 

Q 

Spec.  Cone 
( Micromhos  /  cr. . 

,  No.  of  Samnles 

Hanover 

122-OlG 

G.P.  Well  112,  Hanover  3t. 

0 

27 

6.0 

13 

35 

9.1 

3.1 

11 

0.7 

.08 

.05 

11 

21 

21 

.00 

0.5 

.01 

llo 

b 

122-060 

Tindale  O.P.  Well  fll 

0 

2 

6.1 

18 

ll 

10 

3-8 

13 

0.9 

.16 

.06 

12 

19 

26 

.00 

0.8 

.01 

161 

3 

122-070 

Tlnd.le  G.P.  Well  #2 

5 

1o 

6.2 

?2 

61 

15 

5.8 

25 

1.9 

2.0 

.65 

13 

26 

15 

.0*1 

0.3 

.06 

258 

3 

122-050 

G.P.  Well  #?.,  Pond  St. 

6 

1)7 

5.9 

10 

)'t 

7.6 

3.1 

30 

1.5 

1.5 

.32 

9.8 

13 

50 

.18 

0.1 

.10 

211 

3 

122-080 

G.P.  Well  #3,  Po«d  St. 

k 

102 

5.9 

10 

27 

6.6 

2.6 

21 

1.2 

1.4 

.16 

9.6 

15 

39 

.01 

0.2 

.01 

180 

3 

1 22-01 R 

Inf.  To  T.P. 

1 

250 

6.0 

17 

39 

9 

3.8 

33 

l.k 

5.1 

1.0 

10 

16 

56 

.22 

0.1 

.01 

238 

3 

1 22-01 P 

Finished  Water,  T.P. 

0 

7 

7.0 

60 

37 

8.0 

1.0 

87 

2.0 

.02 

0.9 

8.3 

52 

59 

.22 

0.2 

.01 

117 

3 

1 22-01 D 

Tap  In  Town  Hall 

1 

23 

6.5 

28 

38 

9.1 

3.6 

18 

1.5 

.05 

.1* 

9.5 

12 

19 

.09 

0.8 

.19 

29:? 

3 

Haniwlck,  Wat.  Users  Assn. 

121-01G 

Drilled  Wells,  off  Sessions 
Rrl. 

0 

2 

6.9 

60 

101 

37 

2.2 

11 

.03 

.00 

o.  0 

25 

29. 

.00 

2.9 

.08 

277 

3 

Hardwlck,  Wheelwright 
W.D. 

121A010 

Dvn.  Wells,  N.  of  Wheel- 
Wright  VG. 

0 

0 

6.7 

15 

21 

7-5 

0.5 

6.5 

1.1 

.00 

.01 

8.7 

6 

12 

.00 

0.1 

.06 

86 

2 

121A01D 

Tap  on  System 

1 

7 

6.6 

12 

ll 

1.5 

0.7 

7.0 

1.2 

.30 

.02 

8.1 

3 

10 

.00 

0.1) 

.15 

68 

1 

Hardwlck,  Oilbertvllle 

Water  Inst. 

12lB0;>0 

O.P.  Well  in  New  bralntree 

0 

2 

6.7 

11 

16 

*.7 

1.0 

3.0 

0.7 

.00 

.00 

8.1 

9 

3.0 

.00 

0.? 

.07 

51 

3 

12lBolD 

Tap  on  System 

0 

2 

6.6 

11 

15 

1.3 

1.0 

3.0 

0.7 

.00 

.00 

7.8 

9 

3.0 

.00 

0.2 

.11 

51 

3 

Harvard 

125-010 

Tubular  Wells,  Barre  Hill 
Pond 

0 

2 

6.2 

39 

89 

30 

3." 

13 

1.3 

.00 

.00 

8.2 

17 

37 

.00 

0.6 

.00 

2I7 

3 

125-02G 

New  Drilled  Wells  near 
Routes  110  &  111 

1 

3 

6.8 

'16 

*7 

16 

1.9 

9 

1.5 

.03 

.00 

8 

ll 

20 

.00 

1.1 

.03 

163 

3 

34 


City  or  Town 

1 

Source 

Turbidity 

Color 

(X 

Milliprcims  per  Liter 

St>ec .  Cond 
(Micromhos/cm. ) 

,  No.  of  Samnles 

-a, 
s! 

Hardness 

.  Calcium 

*H 
Ifl 
0) 

Sodium 

Potassium 

Iron 

Manganese 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

! 

Nitrate  N 

Copper 

Harvard  (Con't) 

125-01D 

Tap  on  System 

j 

6.9 

53 

28 

3.2 

nil 

•  UvJ 

p.  f. 

O.O 

ID 

39 

.00 

O.O 

.06 

2^5 

3 

Harwich 

126-010 

O.P.  Well  Tap  in  P.S.  ffl 

Old  Chatham  Road 

0 

0 

6.5 

11 

17 

3.7 

1.9 

10 

0.7 

.01 

.26 

10 

8 

16 

m 
« ui 

0.2 

.05 

90 

3 

126-020 

O.P.  Wall  P.S.  #2 

Old  Chatham  Road 

0 

0 

6.2 

7 

13 

2.3 

1.7 

10 

0.7 

.02 

.00 

6.6 

5 

17 

•  UU 

0.8 

.in 

85 

3 

126-0)0 

O.P.  Well  P.S.  #3 

Old  Chatham  Road 

u 

t\ 

yj 

6.1 

7 

11 

2.0 

2.2 

10 

O.O 

.01 

.00 

8.0 

7 

15 

.00 

0.1 

.05 

83 

3 

126-0'tO 

O.P.  Wells,  Old  P.S. 

Old  Chatham  Road 

0 

0 

6.2 

5 

25* 

1.7 

1.6 

10 

0.6 

.00 

.00 

7.0 

5 

11 

.00 

0.2 

.00 

72 

3 

126-050 

G.P.  Well  #h 

3 

2) 

6.3 

11 

16 

3.3 

2.0 

10 

0.6 

1.1 

.09 

12 

8 

15 

.01 

0.0 

.03 

86 

3 

126-06G 

O.P.  Well  05  Town  Forest 

0 

1 

6.1 

1 

9 

1.0 

1.1 

10 

0.5 

.01 

.00 

5.2 

i» 

17 

.00 

0.1 

.03 

72 

3 

126-07G 

G.P.  Well  #6  Town  Forest 

0 

1 

6.0 

5 

9 

1.0 

1.1 

10 

0.5 

.01 

.00 

1.7 

k 

17 

.00 

0.1 

.01 

70 

3 

126-08G 

G.P.  Well  #7  Town  Forest 

0 

1 

5.9 

3 

8 

0.9 

1.3 

10 

0.5 

.01 

.00 

5.0 

5 

16 

.00 

0.0 

.05 

70 

3 

126-01D 

Tap  on  System 

0 

1 

6.2 

10 

15 

3.1 

1.8 

10 

0.6 

.02 

.07 

8.2 

6 

15 

.00 

0.3 

.23 

87 

3 

Hatfield 

127J01S 

Running  Gutter  Bk.  Res. 

0 

7 

7.1 

20 

31 

10 

1.6 

3.0 

1.0 

.01 

.00 

7.1 

13 

2.7 

.00 

2.1 

.00 

98 

3 

127-010 

G.P.  Well  at  West  St. 

0 

3 

8.0 

87 

59 

20 

2.1 

18 

1.0 

.09 

.10 

6.9 

11 

4.0 

.O'l 

0.0 

.00 

207 

3 

127-01D 

Tap  in  Town 

0 

3 

7.0 

21 

37 

12 

1.5 

3.3 

1.0 

.01 

.00 

7.7 

11 

3.7 

.00 

2.2 

.01 

98 

3 

Haverhill 

128-01S 

Kenoza  Lake,  Tap  in  P.S. 

2 

7 

6.8 

1* 

35 

11 

2.0 

12 

1.3 

.08 

.02 

1.2 

15 

25 

.01 

0.0 

.16 

1*12 

3 

128-02S 

Johnson's  Pond,  Tap  in  P.S. 

1 

12 

6.7 

17 

37 

11 

2.3 

7 

1.3 

.03 

.05 

1.1 

11 

11 

.01 

0.2 

.32 

118 

3 

128-03S 

Crystal  Lake,  Near  intake 

1 

21 

6.8 

13 

25 

7.6 

1.1 

9 

1.1 

.18 

.01 

1.1 

12 

15 

.Ok 

0.1 

.02 

105 

3 

128-053 

Millvale  Reservoir, 

Tap  in  Pump  Station 

3 

17 

6.8 

16 

37 

11 

2.1 

11 

1.5 

1.1 

.05 

1.7 

17 

21 

.It 

0.1 

.11 

l»|l) 

3 

1 

Mi  1 1  iprains  [x;r  Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

s 

O 

r. 

•d 

1 
1 

Hardness 

■H 
O 

■H 

in 

4) 

B 

•H 

i 

§ 

•H 
W 

in 
id 

*-* 
O 
a. 

c 

B 

n 

<u 
in 

g 
I 

iU 

0 

•H 

d 

ir. 

Q> 
4-> 

CO 

Chloride 

i 

to 

•H 

(4 

8. 
8 

f) 

u  10 
C  Q 

0  ,c 

4. 

in  — 

in 
II 
r-i 

I 

>i  < 

0 

6 

Haverhill  (Con't) 

128-01D 

Tap  In  City  Hall 

1 

9 

6.8 

13 

36 

11 

2.0 

13 

1.3 

.10 

.02 

1.1 

15 

25 

.01 

0.0 

.08 

111 

3 

Hliiflhara 

131-013 

Accord  Pond,  Raw 

l 

15 

6.7 

1 

17 

3.8 

1.7 

22 

0.7 

.16 

.07 

0.6 

10 

in 

.00 

0.0 

.00 

1*7 

3 

131-02S 

Accord  Brook  Outlet 
Pulling  Mill,  Haw 

2 

1*7 

6.7 

11 

<:  1 

6.3 

2.7 

15 

1.1 

0.6 

.03 

7.8 

16 

.01 

0.5 

.03 

130 

3 

131-03P 

Pulling  Mill  P. 3. 
Treated  Water 

1 

13 

6.8 

29 

50 

16 

2.1 

17 

0.8 

.19 

.17 

6.2 

11 

33 

.00 

0.1 

.01 

176 

3 

131-020 

O.P.  Well  #2  - 
Pree  Street,  Raw 

1 

15 

6.8 

73 

118 

35 

ll 

1.5 

.10 

2.0 

9.5 

13 

26 

.00 

0.5 

.01 

310 

1 

131-02F 

O.P.  Well  H2  - 

Pree  Street,  Finished 

1 

10 

6.8 

67 

111 
III 

32 

7.1 

15 

2.6 

.05 

.00 

10 

13 

J0 

.00 

0.5 

.18 

310 

1 

131-030 

G.P.  Well  -  Scotland  St. 

1 

0 

6.5 

30 

13 

6.5 

11 

0.9 

.00 

.O'l 

13 

30 

20 

.00 

1.2 

.00 

185 

2 

131-050 

O.P.  Well  #3  -  Free  Street, 
Adj.  to  Well  #1 

1 

10 

6.6 

27 

75 

19 

6.8 

15 

1.7 

.00 

.31 

15 

25 

20 

.00 

1.3 

.01 

220 

2 

131-01D 

TAP  IN  TOWN  HALL-Hinghara 

1 

12 

6.8 

35 

16 

3-0 

16 

0.8 

.15 

.06 

8.3 

11 

.00 

0.5 

.03 

175 

3 

Hull,  Hingham-Hull 

Wat.  Co. 

1 31-02D 

Tap  in  Town  Hall  -  Hull 

1 

8 

6.8 

35 

57 

18 

3-1 

16 

0.8 

.16 

.07 

8.0 

15 

32 

.00 

0.5 

.06 

180 

3 

Hinsdale 

132-013 

Belmont  Hes. ,  Direct 

1 

3 

5.1 

3 

6 

1.6 

0.1 

l.o 

0.6 

.08 

.08 

3.1 

9 

2.0 

.03 

0.1 

.00 

30 

2 

132-01D 

Tap  in  Kittredge  School 

0 

2 

5-3 

3 

5 

1.5 

o.l 

0.9 

0.5 

.01 

.08 

2.1 

7 

1.5 

.01 

0.3 

.12 

26 

2 

Hoi  brook 

133-01D 

Randolph  Holbrook  Joint 
supply  -  Tap  on  System 

1 

13 

6.8 

25 

36 

9.5 

2.9 

35 

1.9 

.08 

.03 

3.1 

18 

13 

.00 

0.5 

.05 

233 

3 

Hoi den 

131-013 

Muschopauge  Pond,  Direct 

2 

20 

6.9 

12 

17 

M 

0.9 

l.o 

.08 

.05 

2.3 

11 

5.5 

.00 

0.1 

.05 

58 

2 

3  6 


1 

I  1  l    1    1    1  1*1  CU  MO     \  tl       1  ii  '-  '  -  i 

H 

in 
o> 

City  or  Town 

X 

Source 

Turbidity 

Color 

1 

Hardness 

Calcium 

tl 

0) 

& 

<x, 
1 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 

in 
o> 

§ 
1 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

01 

p 

•rl 

Copper 

Sr>ec .  Cond 
( Micromhos /< 

Jl 

<n 
O 

6 

Hoi den  (Con't) 

13*1-020 

Two  O.P.  Wells 
Qulnapoxet  River 

0 

2 

6.4 

11 

17 

4.4 

0.9 

14 

1.3 

.03 

.00 

8.7 

0 

20 

.00 

0.5 

.07 

98 

2 

1)4-030 

Tubular  Wells 
Qulnapoxet  River 

0 

2 

6.5 

11 

19 

5.9 

0.8 

11 

1.5 

.01 

.00 

7.9 

6 

18 

.00 

0.5 

.07 

93 

2 

154 -01D 

Tap  In  Town 

1 

9 

6.5 

9 

15 

4.1 

0.8 

4.5 

1.4 

.08 

.00 

1.9 

10 

5.0 

.00 

0.1 

.25 

60 

2 

Hollijbon 

156-010 

O.P.  Well  #1,  Tap  in  P.  Sta 
Norfolk  Street 

1 

10 

6.8 

29 

45 

13 

2.7 

9.0 

1.4 

.01 

.25 

11 

5 

25 

.04 

0.6 

.01 

146 

2 

156-020 

O.P.  Well  #2,  Maple  Street 

0 

7 

6.2 

17 

55 

12 

2.6 

29 

1.4 

.02 

.00 

9.1 

4 

42 

.02 

2.2 

.01 

215 

5 

I56-O50 

G.P.  Well  #5,  Washington 
Street 

2 

10 

6.5 

39 

4l 

10 

3.* 

12 

~)  8 

1.1 

.28 

20 

22 

.OS 

0.0 

.01 

2^8 

5 

1 56-040 

G.P.  Well  #4, 
Washington  Street 

2 

15 

6.4 

29 

45 

14 

2.4 

10 

2.1 

0.7 

.19 

15 

7 

16 

.05 

0.0 

.00 

144 

5 

156-050 

G.P.  Well  #5,  Central  St. 

0 

2 

6.) 

16 

^6 

10 

2.8 

14 

1.1 

.01 

.00 

10 

6 

•*l 

.00 

0.9 

.01 

1S8 

3 

156-01D 

Tap  In  Town  Hall 

0 

11 

6.4 

24 

11 

2.7 

12 

1  Q 

.07 

14 

S 

.00 

0.4 

.47 

ISO 

3 

Holyoke 

157-01S 

Wright  4  Ashley  Ponds 

1 

12 

7-2 

20 

28 

7.9 

2.0 

5.7 

0.3 

.02 

.00 

4.0 

9 

7 

.00 

0.0 

.00 

87 

3 

157-023 

Whiting  St.  Res. 

1 

12 

7.2 

51 

47 

1  ll 
14 

2.9 

if 

o 

0.3 

.01 

.00 

2.2 

15 

12 

.00 

0.0 

.00 

l<?o 

3 

157-05S 

Hugh  McLean  Res. 

1 

9 

7.2 

12 

14 

0.8 

3.3 

0.4 

.04 

.00 

4.0 

7 

6 

.00 

0.0 

.00 

51 

3 

157-043 

White  Res. 

1 

19 

7.2 

10 

14 

4.2 

0.6 

2.0 

0.3 

.04 

.00 

5.0 

7 

2.5 

.00 

0.0 

.00 

48 

2 

157-053 

Manhan  Reservoir 
Tighe-Carmody 

1 

50 

7.1 

8 

12 

3.7 

0.6 

2.0 

0.4 

.08 

.00 

4.0 

6 

2.7 

.01 

0.1 

.00 

48 

3 

1 57-010 

Driven  Wells  off  Rt.  202 

0 

0 

6.7 

27 

52 

8.5 

2.8 

4.0 

0.2 

.01 

.00 

8.4 

10 

2.5 

.00 

0.0 

.04 

89 

3 

1 57-01 D 

Tap  in  City  Hall 

1 

8 

6.8 

19 

52 

9.2 

2.1 

4.0 

0.2 

.20 

.01 

4.7 

9 

9 

.00 

0.0 

.04 

91 

3 

City  or  Town 

I 

Source 

Turbidity 

Color 

n. 

Mill i prams  per 

Liter 

6 

u  in 
£  O 

ill  if1 
10  ^ 

8 

>H 
O 

O 

3 

in 
N 

f 

0 
"3 

<3 

in 
1 

fi 

•H 

in 
in 
■d 
fc> 
t> 
n.. 

c 

8 

(4 

01 

in 
1 

i. 

3 

d 

IT. 

0) 

■ 

1/5 

Chloride 

n 

•H 

11 
♦J 

I 

I. 
c 

0 

ilopedale 

I38-OIG 

Tub.  Welle,  Mill  River 

1 

9 

7.2 

70 

34 

10 

2.0 

43 

2.0 

.28 

.04 

9.6 

20 

15 

.00 

1.2 

.00 

223 

3 

138-02G 

0.  P.  Well,  near  Mill  Rlv. 

3 

15 

7.2 

57 

20 

5.8 

1.3 

45. 

1.1 

.39 

.18 

9.0 

11 

23 

.01 

0.1 

.01 

190 

2 

138-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

10 

7.2 

73 

33 

10 

1.9 

43 

2.0 

?6 

m 

8  s 

20 

15 

.00 

0.8 

.07 

220 

3 

Hopklnton 

1 39-020 

O       D       U.I  1     tit        L'.  ..t  4-  a* 

u,  r.  well     1 f  r  rul  t  ot. 

Station 

1 

5 

6.6 

'1 

33 

10 

2.1 

14 

1.0 

.09 

.01 

11 

12 

23 

.00 

0.9 

.01 

144 

3 

139-030 

G.  P.  Well  #2,  Fruit  St. 

1 

2 

6.5 

14 

29 

7.6 

1.8 

10 

1.1 

.00 

.00 

12 

11 

20 

.00 

0.6 

.03 

113 

3 

139-0 'JO 

0.  P.  Well  #3,  Fruit  St. 

1 

15 

6.1 

11 

16 

4.5 

1.1 

12 

1.0 

.12 

.02 

10 

11 

22 

.00 

4.7 

.03 

108 

2 

139-OlD 

Tap  on  System 

1 

2 

6.4 

20 

32 

10 

1.9 

13 

1.1 

.02 

.00 

12 

12 

20 

.00 

1.1 

.59 

136 

3 

Hudson 

141-013 

Gates  Pond 

1 

17 

7.0 

10 

20 

6.1 

1.2 

3.3 

1.0 

OS 

.00 

0  7 
*.  .  1 

j 

7 

.04 

0.1 

.01 

67 

3 

141-023 

Foagate  Brook 

1 

377 

6.4 

8 

39 

13 

1.7 

4.3 

1.1 

.  J*- 

.  *-j 

7 

.00 

1.3 

.00 

98 

3 

u.  r.  wexi,  v>oncoro  oc  at 

Cranberry  Brook 

1 

0 

6.6 

7 

25 

7.2 

1.6 

8.0 

1.0 

.85 

.26 

9.5 

10 

8 

.00 

0.1 

.03 

98 

3 

l4l-04o 

Kane  Well,  Main  St. 

0 

2 

6.1 

14 

33 

10. 

2.1 

15 

2.9 

.12 

.05 

12 

3 

28 

.00 

1.7 

.10 

151 

3 

141-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

3 

6.1 

10 

26 

7.0 

1.7 

8 

1.5 

.20 

.12 

7.6 

15 

14 

.01 

0.7 

0.4 

109 

3 

Huntington,  Hunt  F. 

D. 

143-013 

Cold  Brook,  Res.  Direct 

1 

14 

7.0 

10 

10 

2.6 

0.8 

2.0 

0.4 

.  12 

.00 

7  O 

d 

3 

.00 

0.0 

.24 

34 

4 

ixiD.  wells  near  wesLiieiu 

River 

1 

25 

6.9 

9 

10 

2.8 

0.7 

2.0 

0.5 

.11 

.00 

6.6 

6 

2.0 

.00 

0.0 

.22 

34 

2 

143-01D 

Tap  on  System 

0 

18 

6.8 

9 

10 

2.5 

0.7 

2.0 

.  *  7 

.00 

6  s 

c 

3.0 

.00 

0.0 

.15 

34 

3 

1 pswich 

Dow's  Brk.  Res.  near  Gate- 

house 

1 

17 

6.6 

13 

26 

7.5 

1.8 

11 

0.6 

.12 

.02 

3.6 

11 

18 

.01 

0.1 

.00 

113 

3 

144-023 

Bull  Brk.  Res.  nr.  Gatehouse 

1 

118 

6.8 

21 

33 

8.3 

2.6 

9.0 

0.8 

.28 

.03 

4.2 

14 

15 

.02 

0.2 

.00 

116 

3 

18 


! 

Milligrams  per  Liter 

City  or  Town 

x 

Source 

Turbidity 

Color 

(X 

Alkalinity 

Hardness 

.  Calcium 

•H 
VI 
<U 

& 

Sodium 

Potassium 

Iron 

0) 
10 

§ 

i 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

■  Mitrate  N 

Copper 

1 

■a  in 

0 12 

0  u 

,  Mo.  of  SamDles 

Ipswieh 

144-010 

0.  P.  Well,  Mile  Lane 

1 

3 

6.8 

49 

90 

29 

4.2 

12 

1.1 

.05 

.00 

11 

13 

25 

.01 

1.7 

.00 

253 

3 

144-020 

0.  P.  Well,  Br»wn  Rte  1A 

1 

8 

7.2 

99 

120 

30 

7.3 

19 

1.9 

.07 

.15 

8.1 

28 

2.8 

.06 

0.5 

.08 

256 

3 

144-030 

G.  P.  Well,  Winthrop  Estate 

9 

40 

6.9 

48 

64 

17 

5.1 

12 

1.1 

1.3 

.65 

9 

21 

21 

.02 

0.4 

.02 

192 

3 

144-040 

Gr.  Dev.  Well,  Winthrop  Est 

.  i 

0 

7.0 

75 

114 

27 

8.3 

10 

1.0 

.01 

.07 

11 

30 

16 

.04 

0.3 

.03 

260 

2 

144-01D 

Tap  in  Town 

o 

c 

6.9 

^3 

sft 

X*T 

3.5 

1 0 

lc 

1  ft 

X.U 

ft  f. 
u.o 

.28 

f,  7 
0.  f 

in 

xo 

rtO 

ft  ^ 

.3" 

171 

3 

Kingston 

1*1 5-020 

G.  P.  Well  Hi,  Soule  Pond 

ft 

ft 

6.4 

lP. 

XO 

ll  O 

1.6 

Q  ft 

ft  R 
u.o 

ftS 

.00 

O  Q 

0 

y 

rtrt 

ft  1 

U.  X 

ftR 

86 

X 

1 1*5-0  30 

0.  P.  Well  #2,  South  St. 

o 

o 

6.5 

14 

14 

•»  ■» 
J'  J 

1.4 

7  7 
1  •  I 

0.8 

01 

.00 

8 

10 

.00 

70 

•* 
? 

l45-04G 

0.  P.  Well  #3,  Winthrop  St. 

ft 

ft 
U 

5.9 

o 

0*7 

3.2 

■ic 

35 

X.H 

ftft 

.00 

7  f. 

9 

nrt 

1  ll 

x  •  h 

ftR 

226 

3 

145-01D 

Tap  on  System 

0 

0 

6.1 

11 

26 

5.8 

2.7 

28 

1.3 

.01 

.00 

9.6 

8 

k6 

.00 

1.1 

.12 

191 

3 

Lakeville 

146A01D 

Drilled  Well,  Buena  Vista 

Shores,  Tap  on  System 

0 

U 

6.1 

Ao 

1  f 

4.6 

ID 

c«U 

•  uu 

.15 

0.5 

xo 

ft 

Oo 

rtrt 
•  uu 

230 

1 

146B010 

0.  P.  Well,  Raw 

1 

( 

5.7 

If. 

AU 

3-1 

7  7 
I  .  1 

L.I 

rt  Q 

.11 

1  -a 
*-J 

Q 

135 

■x 

J 

146B01F 

0.  P.  Well,  Treated 

1 

13 

6.8 

72 

36 

9.4 

3.0 

48 

2.2 

0.9 

.10 

12 

25 

12 

.03 

1.3 

.00 

235 

3 

146B01D 

Tap  in  Hospital 

1 

15 

6.9 

77 

37 

10 

3.1 

42 

2.4 

1.2 

.09 

7.1 

26 

10 

.01 

1.4 

.03 

240 

2 

Lancaster 

147-010 

0.  P.  Well,  Rt  117 

Tap  in  P.  S. 

0 

2 

6.9 

31 

8.4 

2.3 

5.0 

0.6 

.00 

.00 

11 

10 

7.3 

.00 

0.7 

.01 

85 

3 

147-01D 

Tap  in  Town 

0 

0 

6.9 

23 

31 

8.6 

2.3 

5.0 

0.5 

.03 

.00 

11 

11 

7.0 

.00 

0.7 

.04 

85 

3 

Lancaster  Sohool 

147A01D 

Tap,  Lancaster  Supply 

0 

0 

6.8 

25 

31 

8.2 

2.3 

6.0 

0.7 

.00 

.00 

12 

13 

2.0 

.00 

0.7 

.40 

102 

1 

Lanesboro  Lanes, 
148-010 

Will.  PAW  Dist. 

0.  P.  Well  #1,  N.  of  Bridge 

2 

10 

7.7 

175 

187 

50 

15 

5.0 

0.5 

.30 

.00 

3.2 

11 

7.0 

.00 

0.0 

.00 

300 

1 

148-02G 

GPW  #2, Town  Br.S  of  Bridge 

1 

3 

7.7 

159 

180 

51 

13 

5 

1.0 

.03 

.00 

3.6 

13 

9 

.00 

0.8 

.00 

345 

2 

1 

Mi  1  lipTvuns  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

(> 

•d 

b 

r. 

■n] 

in 
in 

0) 

6 

& 

9 

•H 

0) 

n 

V 

§ 

Li 
C 

•P 

1. 

*u 

O 
•H 
f-H 
•A 

W. 

Sulfate 

•o 

•3 

CD 

& 

•H 

6 

H  8 
o  .c 
o  1 

.  No.  of  Samnles 

Turbi 

O 
f-t 
O 

O 

D. 

i 

1 

•H 

o 

3 

•H 

3 

in 
m 

b 
a. 

,—4 

s 

1 

I 

p 

Q 
O 

iis1 

to 

148-01D 

Tap  on  System 

0 

0 

7.8 

159 

205 

48 

13 

5-3 

1.1 

.00 

.00 

4.2 

13 

8.3 

.00 

0.7 

.00 

320 

2 

Lawrence 

149-01S 

MrrMW    m  vei     1 11  vuivo  vi 

Filter  Plant 

3 

37 

6.9 

11 

18 

5.3 

1.0 

13 

1.1 

.'10 

.06 

4.2 

11 

23 

.35 

0.4 

.04 

101 

*x 

5 

Filters 

0 

1 

3-9 

4 

23 

7.* 

1.0 

13 

1.2 

.06 

.06 

1.1 

19 

20 

.22 

0.4 

.00 

120 

3 

Out  1  a  «■     ,if      111  „  1  r-  1  hi  1  1    1  nj 

Reservoir 

l 

7 

7.6 

18 

41 

Ill 

l.l 

12 

1.2 

.06 

.06 

4.0 

21 

22 

.13 

0.4 

.05 

146 

3 

i  ii  o.  mn 

'I'nn    at    Pont  ral     Q  ♦  »  t  1  on 

on  Lowell  Street 

3 

18 

7.5 

16 

hi 

l't 

l.i 

13 

1.2 

0.7 

.05 

3.7 

21 

.01 

0.6 

.13 

150 

-* 

J 

Ton    at    I  aurpnf p    Pinorl  iflpnt 

Station 

1 

5 

7-8 

i7 

37 

13 

1.0 

12 

1.1 

.11 

.06 

4.0 

20 

22 

.14 

0.4 

.01 

139 

3 

Lee 

150-013 

Codding  Brook,  Upper  Res. 

1 

12 

6.7 

<t 

15 

2.6 

2.0 

0.8 

0.3 

.19 

.09 

3.2 

9 

4.0 

.00 

0.1 

.00 

31 

150-02S 

Cod. ling  Brook,  Lower  Res. 

1 

17 

6.9 

If 

22 

5.9 

1.8 

1.0 

0.5 

.07 

.0'! 

1.5 

9 

4.3 

.00 

0.1 

.00 

54 

3 

150-053 

Basin  Pond  Brook 

l 

63 

6.9 

8 

14 

3-8 

1.0 

1.0 

0.5 

.28 

.02 

3.3 

9 

4.0 

.02 

.01 

.00 

39 

3 

150-0')  S 

Washlnton  Mtn.  Brook  Res. 

l 

73 

6.8 

8 

14 

3.8 

1.0 

1.0 

0.5 

.29 

.02 

3.5 

9 

4.0 

.01 

0.1 

.00 

4o 

3 

150-0 ID 

Tap  In  Town  Hall 

1 

18 

6.7 

15 

19 

5.0 

1.5 

1.0 

0.5 

•  30 

.ol 

1.3 

9 

3.3 

.02 

0.1 

0.7 

52 

3 

Leicester,  W.S  01st. 

1^)1— UIU 

n„J  1  1  „.i    ij    l  1     U 1       Tan    in    P  { 

uriiiea  wen           iap  in  r.v 
Pax  ton 

1 

0 

6.5 

17 

37 

12 

l.'i 

7.0 

3-1 

•05 

.01 

9.4 

15 

10 

.00 

2.3 

.03 

122 

2 

!,..(  1  1  u,l    \Ja  1  1     i/P       Tan    In    P  5 

urnicQ  wexi  // <-  (    lap  iii  i  •  v 
Pax ton 

0 

0 

7.0 

61 

67 

24 

1.8 

10 

3.5 

.00 

.03 

9.4 

20 

12 

.00 

0.8 

.00 

195 

1 

1 31  -0  30 

Drilled  Well  ffy,  Tap  In  P.l 
Pax  ton 

l 

0 

7.9 

69 

8l 

30 

1.9 

10 

3.0 

.01 

.01 

85 

23 

12 

.00 

0.4 

.00 

218 

2 

151-0**0 

Jim  Dandy  Dug  Well  Pax  ton 

l 

22 

6.6 

14 

26 

8.1 

1.2 

5.5 

2.5 

.01 

.00 

9.0 

13 

7.6 

.00 

1.7 

.00 

101 

2 

40 


1 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

(X 

Milligrams  per  Liter 

SDec.  Cond 
(Micromhos/cm. ) 

in 
o> 

J! 

>M 

0 
d 

Hardness 

Calcium 

Magnesium 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 

n 

0) 

i 

| 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

•3 
| 

Nitrate  N 

Copper 

Leicester,  H.S.  Dlst 

151-050 

Drilled  Well  #4 

1 

Tap  in  P.S. 

1 

1 

7.9 

77 

70 

24 

2.7 

16. 

3.4 

.03 

.01 

9.6 

17 

11 

.00 

0.0 

.00 

213 

0 

151-01D 

Tap  on  System 

0 

2 

7.4 

49 

62 

22 

1.7 

9 

3.2 

.00 

.00 

9.1 

19 

11 

.00 

0.9 

.08 

185 

3 

151A01S 

Henshaw  Pond  Direct 

1 

35 

6.7 

17 

26 

8.2 

1.4 

15 

2.3 

.13 

.04 

3.0 

9 

27 

.01 

0.1 

.04 

136 

3 

151A01P 

Henahaw  Pond  Finished 

1 

32 

6.6 

21 

26 

8.3 

1.3 

15 

2.3 

.27 

.00 

3.4 

11 

27 

.01 

0.1 

1.8 

139 

3 

15U01D 

Tap  on  System 

0 

20 

6.6 

15 

25 

8.6 

1.4 

14 

2.3 

.04 

.00 

3.1 

11 

26 

.01 

0.2 

0.8 

141 

3 

Lenox 

152-013 

Lower  Root  Reservoir 

near  Gatehouse 

1 

11 

7.7 

60 

67 

20 

M 

1.0 

0.4 

.03 

.02 

2.7 

9 

2.0 

.00 

0.0 

.00 

132 

3 

152-02S 

Woolsey  Reservoir 

near  Gatehouse 

1 

7 

7.5 

38 

*7 

15 

2.0 

1.3 

0.8 

•  03 

.01 

3.9 

12 

2.3 

.00 

0.0 

.00 

106 

3 

152-01D 

Tap  on  System 

1 

10 

7.6 

63 

69 

20 

1.0 

.03 

.07 

.00 

2.6 

8 

2.3 

.00 

0.1 

.12 

138 

3 

Leominster 

155-013 

Pall  Brook  Reservoir 

Surf  ace 

1 

11 

'6.7 

7 

9 

2.4 

0.6 

3.3 

0.7 

.10 

.03 

1.7 

7 

7.3 

.01 

0.0 

.02 

4i 

3 

15>02S 

Slnmonds  Pond,  Raw 

Water 

1 

13 

6.0 

3 

6 

1.8 

0.3 

5.7 

0.4 

.12 

.06 

3.0 

7 

9 

.00 

0.0 

.01 

46 

3 

153-02F 

Simonds  Pond  Final  Eff. 

1 

2 

8.7 

11 

16 

5.7 

0.3 

6.0 

0.3 

.03 

.05 

3.1 

6 

11 

.01 

0.0 

.00 

65 

3 

153-04S 

Wachusett  Res.  MDC 

Clinton 

0 

3 

6.9 

8 

12. 

3.4 

0.7 

5.0 

0.7 

.00 

.00 

1.7 

8 

8 

.00 

0.0 

.00 

50 

1 

1 53-01 D 

Tap  in  City  Hall 

1 

9 

8.5 

11 

16 

5.9 

0.3 

6.3 

0.3 

.05 

.04 

2.9 

6 

10 

.01 

0.0 

.00 

66 

3 

Lexington 

1 55-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

12 

7.1 

5 

14 

1.2 

0.7 

5.5 

0.7 

.03 

.00 

2.5 

8 

10 

.16 

0.1 

.18 

63 

3 

Linaaln 

Sandy  Pond  near 

1 57-01 S 

Gatehouse 

1 

7 

6.6 

1, 

11 

3.0 

0.7 

4.7 

0.5 

.05 

.08 

1.5 

9 

8.3 

.00 

0.0 

.02 

52 

3 

4  1 


i 

Mi  1 1  ipr.uns  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

H 

r-t 

q 
0 

(X 

& 

•rj 

3 

in 
in 

1 
1 

1 

•H 
O 

•H 
V) 
4) 
C 

E, 

| 

5 

■rA 

10 
in 
n 

0 
0. 

01 

in 

0) 

§ 

i 

3 

•H 

•A 

IT. 

Sulfate 

Chloride 

1 

11 
P 

5) 
f, 
P 
■H 

u 

I 

e 
0 

0 

6 

5  J 
iii 

in 
V 

Jl 

t< 
O 

O 

LI ncoln 

157-010 

CP. Well,  Tower  Road 
Tap  In  P.S. 

0 

6 

6.5 

20 

31 

9.0 

2.0 

1 1 

1.1 

.20 

.08 

5.5 

5 

19 

.05 

0.0 

.00 

120 

2 

1 57-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

8 

6.6 

16 

26 

7.5 

1.6 

11 

0.8 

.17 

.06 

M 

7 

17 

.00 

0.2 

0.1 

1 1 1 

3 

Littleton 

1^8 -010 

Walla  Tan  In  P.S 
Whltcouib  Ave. 

1 

1 

6.6 

21 

56 

18 

2.8 

20 

2.1 

.01 

.01 

9.1 

19 

3'» 

.00 

27 

10 

214 

1 

138-020 

G.P.  Well  #1 
Whitcotnb  Ave 

1 

1 

6. 'I 

23 

50 

16 

2.1 

16 

2.2 

.11 

.02 

10. 

18 

35 

.02 

1.6 

0.1 

193 

4 

138-0)0 

0. P. We  11  /f2  Beaver  Brook 
Eaot  of  Route  119 

0 

3 

6.1 

9 

33 

9.5 

2.1 

11 

2.0 

.02 

.09 

9.3 

13 

1i. 

.00 

0.6 

.03 

ll9 

1 

158-01D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

1 

6.1 

1) 

'11 

13 

2.3 

16 

2.0 

.02 

.05 

9.2 

19 

32 

.00 

1.1 

.31 

179 

1 

Lonfrroeadow 

159-010 

O.P.Weil  #1 
Bark  Hall  Road 

1 

2 

7.8 

18 

72 

22 

1.1 

5.0 

0.9 

.00 

.05 

9.8 

29 

7.3 

.00 

0.0 

.00 

180 

3 

159-020 

O.P.Weil  #2  Pondside  Rd. 

1 

0 

7.9 

30 

69 

21 

3.8 

5. 

1 .0 

.01 

.06 

1 1 

25 

6.3 

.00 

0.0 

.00 

170 

3 

1 59-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

3 

8.0 

48 

57 

17 

3.8 

5.0 

1 .0 

.03 

.01 

9.* 

26 

6.7 

.00 

0.0 

.01 

173 

3 

Lowell 

1 60-01 3 

Raw  Water  Merrimack 
River  RAW 

2 

50 

6.7 

10 

1 3 

3.8 

0.7 

7.3 

0.9 

.3*. 

.01 

1.1 

7 

17 

.11 

0.1 

.01 

71 

3 

l60 -01F 

Filter  Effluent 

1 

7 

7.3 

»3 

12 

3.7 

0.7 

18 

1.0 

.03 

.01 

3.7 

19 

11 

.02 

0.  5 

.01 

127 

3 

1 60-010 

O.P.Weil  Black  Brook 
Tap  on  Main 

2 

10 

6.4 

28 

61 

20. 

38. 

5.0 

.10 

1.2 

10. 

22 

130 

.22 

0.7 

.02 

300 

1 

l60-020 

Lower  Black  Brook 
0 ravel  Packed  Wells 

1 

50 

6.3 

26 

69 

22. 

3.5 

38 

5-0 

1.0 

1 .2 

9.1 

22 

125 

.23 

0.7 

.02 

500 

1 

160-01D 

Tap  in  City 

1 

4 

7.1 

12 

12 

3.7 

0.7 

18 

1.0 

.03 

.01 

3.7 

19 

16 

.02 

0.3 

.00 

125 

3 

42 


City  or  Town 

1 

■ 

X 

Source 

Turbidity 

Color 

p. 

Millipr^ms  per  Liter 

SDec.  Cond 
(Micromhos/cm. ) 

,  No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

.  Calcium 

Magnesium 

Sodium 

Potassium 

Iron 

<u 

(A 

II 
bt 

1 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

rd 

■A 

ft) 

t 

4-" 

•ri 

Copper 

Lowell 

160A010 

Deep  Tubular  Well  jf\ 

Tap  In  Lowell  Gen.  Hosp. 

3 

12 

7.2 

104 

146 

52 

4.1 

14 

4.3 

.41 

.00 

14. 

33 

30 

.00 

3.0 

.07 

369 

3 

160A020 

Deep  Tubular  Well  #2 

Lowell  General  Hosp. 

2 

3 

7.2 

89 

132 

47 

3.8 

11 

3.8 

.10 

.00 

14 

29 

23 

.00 

2.9 

.27 

332 

3 

160A01D 

Lowell  General  Hoap. 

Tap  In  Hospital 

1 

3 

7.0 

92 

132 

45 

3.8 

11 

3.8 

.03 

.03 

13 

29 

28 

.00 

2.9 

.52 

335 

3 

Ludlow 

161-01D 

Tap  in  Town  Ludlow 

1 

5 

6.8 

8 

14 

4.7 

1.2 

5.4 

0.9 

.13 

.00 

2.0 

9 

11 

.00 

0.0 

.07 

72 

4 

Lunenberg 

162-010 

O.P.Weil  off  Lancaster 

Ave.  Tap  at  P.S. 

17 

6.3 

14 

32 

11 

1.3 

10 

2.3 

.15 

.07 

12 

18 

23 

.01 

0.1 

.10 

145 

3 

162-02G 

0. P. Well  #1 

Lancaster  Ave. 

0 

6.1 

15 

46 

15 

2.0 

16 

3.8 

.00 

.01 

10 

21 

31. 

.00 

0.6 

.05 

200 

162-050 

0. P. Well  #2 

Lancaster  Ave. 

5 

6.3 

12 

26 

8.4 

1.4 

7.7 

1.5 

.00 

.02 

10 

14 

18 

.00 

0.2 

.02 

103 

3 

1 62-01 D 

Tap  in  Garage 

i) 

6.3 

J( 

1  4 

1  c. 

n^ 

.02 

in 

1*7 

OA 

.07 

0.3 

■» 
j 

Lynn 

16>01S 

Breeds  Pond  surface 

near  Gatehouse 

42 

7.1 

27 

49 

10 

5.5 

26 

2.0 

.13 

.03 

2.5 

17 

46 

.01 

0.2 

.01 

233 

3 

16>02S 

Hawkea  Pond  near 

Gatehouse 

95 

7.2 

55 

79 

13 

11. 

33 

1.9 

.32 

.19 

4.9 

11 

55 

.01 

0.1 

.00 

305 

3 

l6>033 

Birch  Pond  near 

Gatehouse 

13 

7.3 

21 

36 

8.5 

3.7 

20 

1.5 

.04 

.03 

1.1 

14 

33. 

.00 

0.1 

.01 

182 

3 

163-043 

Walden  Pond, Surface 

near  Gatehouse 

14 

55 

7.2 

29 

51 

11 

5.9 

28 

2.1 

.27 

.11 

3.0 

15 

46 

.03 

0.1 

.01 

240 

3 

16>053 

Ipswich  River  at  Intake 

2 

112 

6.8 

22 

39 

12 

2.4 

29 

2.3 

.70 

.07 

6.5 

16 

45 

.03 

0.4 

.00 

210 

3 

A  3 


1 

Mill  ii'rvun: 

prr 

Liter 

8 

v> 
4> 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

1 

r\ 

iS 

ft 

& 

•H 

I 

Hardness 

•r» 
O 

a 

§ 

•H 
VI 

1 

§ 

•H 

§ 

•rl 

w 
tn 
■ 

0 
o- 

1 

V 

m 
1 

§ 

s 

.N 

s 

•H 

a 

V. 

Sulfate 

H 
•O 

& 

O 

«u 

•rj 

4) 

«J 
id 

§ 

■H 

u 

% 
e 
0 

0 

u  tn 

csl 

0  0 

1*  2 . 
to  ^ 

O 

0 

Lynn 

1 63*063 

Saugus  River  at  Intake 
to  Lynn  Water  Works 

1 

133 

7.0 

70 

95 

15 

in 

40 

1.8 

.15 

.17 

7.3 

9 

59 

.00 

0.1 

.00 

327 

3 

16>-01D 

Tap  In  City  Hall 

1 

27 

6.9 

23 

so 

1 1 

5.7 

25 

1  Q 

.18 

.05 

1  4 

17 
•  1 

'.9 

.00 

0.2 

."3 

237 

3 

Lynn field 

loM — V 1 U 

luD*  we 1 1  s f  Lynnl  leld  tenvtr 
Phillips  Road 

l 

15 

7.0 

99 

151 

7.8 

32 

23 

2.1 

.02 

.00 

16 

23 

29 

.00 

3.5 

.16 

333 

3 

1  OH-UtrU 

Lynnl leld  tenter  w.u. 
CP. Well  #1 

0 

2 

6.6 

29 

58 

15 

6.2 

15 

1  Q 

.01 

.00 

19 

28 

.00 

2.5 

.03 

198 

3 

1  OH — u 1 u 

Lynn!  leld  Center  w.li. 
Tap  In  District 

0 

17 

7.1 

98 

I'M 

10 

28 

22 

2.2 

.00 

.00 

15 

21 

29 

.00 

3.5 

.31 

333 

3 

164A01D 

Tap  In  District 

1 

10 

7.1 

8 

18 

6.2 

0.6 

6.7 

0.8 

.08 

.00 

2.9 

9 

11 

.07 

0.3 

.01 

77 

3 

Maiden 

1 65-OI D 

Tap  In  City  Hall 

1 

15 

6.B 

7 

'1.0 

0.7 

6.0 

0.9 

.13 

.00 

2.6 

4 

9.0 

.12 

0.1 

.02 

62 

1 

Manchester 

1 66-01 S 

Oraveley  Pond 

1 

15 

7.3 

17 

32 

8.4 

2.6 

10 

1.8 

.08 

.01 

3.3 

16 

15 

.00 

0.0 

.01 

118 

2 

166-010 

O.P.Well  H\ 

0 

4 

6.7 

26 

50 

12 

1.8 

18 

2.3 

.02 

.07 

1 1 

20 

30 

.00 

0.9 

.08 

105 

3 

1 66-0 1 D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

3 

6.3 

24 

'»3 

1 1 

3.9 

i4 

2.1 

.10 

.02 

8.6 

19 

23 

.00 

0.7 

.49 

173 

3 

Mansfield 

167-OIQ 

O.P.Weil  #1  near  Main  P.S. 

0 

0 

6.4 

10 

13 

3.7 

1.1 

7.0 

0.9 

.12 

.00 

8.2 

9 

1 1 . 

.00 

0.3 

1.2 

77 

3 

1 67-020 

Dug  Well, Canoe  fUver 

5 

19 

6.0 

17 

59 

12 

2.0 

10. 

0.5 

0.9 

.60 

8.6 

7 

33 

.01 

0.1 

.02 

157 

3 

167-030 

G.P.Well  //.'  W.  Mansfield 

1 

0 

6.0 

16. 

'•9. 

15 

3-0 

14 

0.9 

.1'! 

.82 

1 1 

7 

42 

.01 

0.2 

.08 

208 

3 

167-0'I0 

O.P.Weil  lh  W.  Mansfield 

1 

0 

6.2 

16 

28 

8.0 

2.0 

1't. 

1.1 

.06 

.00 

9.0 

6 

18 

.00 

1.1 

.11 

127 

3 

167-050 

CP. Well  ffh  W.  Mansfield 

3 

20 

6.0 

16 

3?. 

9.2 

2.1 

O. 

0.5 

0.7 

0.7 

7.6 

5 

32 

.02 

0.1 

0.4 

1*5 

•> 

1 67-OI D 

Tap  In  Town  Hal  1 

1 

0 

6.'i 

16 

30 

8.9 

2.0 

10. 

0.6 

.02 

.15 

8.2 

5 

21. 

.00 

0.5 

2.1 

125 

3 

44 


City  or  Town 

! 

Source 

Turbidity 

Color 

X 
(X 

Milligrams  per 

Liter 

6 

xi  ui 
c  0 

!l 

to  ^ 

Ul 

d) 
<1 

O 
O 

Alkalinity 

Hardness 

.  Calcium 

9 

■rH 
Ul 
0) 

£ 

rti 

Sodium 

Potassium 

Iron 

Maneanese 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

■  Nitrate  N 

u 
2L 

8 

Marblehead 

1 68-01 D 

Tap  in  W.I).  Office 

5  School  Street 

1 

8 

6.8 

6 

1 3 

h.2 

0.7 

6.0 

0.7 

.12 

.00 

2.5 

7 

10 

.00 

0.2 

.09 

66 

3 

Marion 

1 69-010 

Mary's  Pond  Road  Rochester 

U 

6.2 

1 0 

'  y 

1.7 

1.8 

7.0 

1 .  d 

.07 

.02 

10 

9 

10 

,00 

0.1 

.  13 

81 

3 

1 69-020 

Gravel  Pack  jjy 

Eaat  Well,  Rochester 

0 

7 

5.9 

7 

13 

3-0 

1.3 

12 

1.1 

.10 

.05 

6.5 

9 

1 1 

.00 

o.h 

.06 

92 

3 

1 69-0 30 

Gravel   Park  Well  II? 

Rochester 

0 

10 

6.1 

1 2 

17 

H.I 

1.5 

7.7 

1.3 

.II 

.03 

Q  Q 

Q 

0 

10 

.00 

0.3 

.1H 

108 

3 

169-ClG 

Old  Tubular  Wells  P.S.  #1 

1 

5 

5.9 

17 

36 

9 

3.1 

I1* 

t.h 

.05 

.06 

7.8 

11 

31 

.01 

0.5 

3.6 

163 

3 

1 69-01 D 

Tap  on  System 

0 

2 

6.0 

19 

29 

7.9 

2.5 

11 

1.H 

.03 

.01 

8.9 

10 

23 

.00 

O.H 

5.h 

135 

3 

Marlboro 

1/0-01S 

Millham  Brook  Res 

1 

23 

6.0 

ii) 

h5 

13. 

2.9 

31. 

2.6 

.16 

.08 

5.1 

20 

52 

.on 

0.3 

.00 

250 

3 

170-023 

Lake  Williams  near  P.S. 

1 

14 

7.0 

18 

51 

15 

3.1 

75 

3.1 

.Oh 

.02 

0.9 

21 

109 

.01 

0.2 

.01 

hh} 

3 

170-01P 

MDC  Aqueduct, South  of 

Cedar  Hill  St. 

q 

7.0 

6 

■  j» 

1  8 

0.7 

6.0 

0  Q 

.00 

2  '1 

Q  0 

y*  v 

Q 

y 

.00 

0  1 

.03 

66 

3 

170-01D 

Tap  in  City  Garage 

Neil  St. 

1 

11 

6.9 

13 

29 

8.9 

1.6 

27 

1.7 

.17 

.01 

2.0 

11 

h5 

.00 

0.2 

.05 

205 

3 

Marshf  ield 

171-01G 

Tub.  Wells,  Mt.  Skirgo 

1 

0 

6.5 

11 

11 

2.5 

n 

10 

0.7 

.05 

.00 

11. 

5 

It. 

.00 

0.2 

.01 

77 

2 

171-02G 

O.P.  Well  #1,  Parsonage  St 

It 

18 

6.2 

15 

35 

7.5 

3.9 

26 

1.5 

.29 

.12 

10 

13 

115 

.00 

0.6 

.03 

205 

2 

171-0'lG 

G.P.  Well  #1,  Furnace  Brk. 

1 

3 

6.1) 

18 

1)2 

9.6 

23 

1.1 

.07 

.02 

12 

11 

17 

.01 

1.2 

.08 

195 

3 

171-05G 

G.P.  Well  //2,  Furnace  Brk. 

0 

3 

6.2 

10 

27 

6.3 

3.1 

11 

0.8 

.01 

.00 

10 

7 

25 

.00 

0.7 

.01 

122 

3 

4  5 


Mill  lprarrc 

IK.T 

I  »i  tcp 

City  or  Town 

Source 

i 
i 

i 

,Q 

n. 

ft 

1 

1 

Hardness 

•H 
O 

•H 
M 
■ 

§ 

1 

(75 

1 

V) 

in 
m 

H 
0 
ft. 

c 
p 

H 

111 
V) 
11) 

B 

B 
| 

u 

0 

•H 
i-l 

•rl 
V. 

fit 

in 
3 

VI 

Chloride 

"0 

■a 

II 

B 

p 

•H 

8. 

p 

Q 
0 

6 

— 

u  in 
c.  O 

il 

i/i  ^ 

M 

1 

■H 

0 

6 

Marshf leld 

1'/1-06g 

O.F.  Well  #3,  Furnace  Drk. 
Main  A  Kurnace  St. 

0 

3 

6.2 

11 

7.5 

3.2 

18 

1.0 

.01 

.01 

11 

N 

N2 

.00 

0.3 

.06 

165 

3 

171-070 

O.P.  Well  near  Wheeler  Pit 

0 

1 

6.2 

11) 

20 

'(.6 

2.0 

11 

0.6 

.02 

.00 

10 

6 

IN 

.00 

1.0 

.02 

105 

3 

171-080 

O.P.  Well,  Oauley  Pit, 
South  River  St. 

0 

3 

6.2 

10 

27 

6.3 

3.1 

11 

0.8 

.01 

.00 

10 

7 

25 

.00 

0.7 

.01 

122 

3 

171-090 

O.P.  Well  #1,  School  St. 

0 

2 

6.0 

10 

22 

5.0 

2.3 

18 

1.0 

.01 

.00 

IN 

9 

32 

.00 

O.'l 

.07 

l"t5 

3 

171-01 D 

Tap  on  System 

0 

0 

6.3 

18 

27 

7.'« 

2.3 

15 

0.8 

.01 

.00 

11 

7 

27 

.00 

0.7 

22 

1N3 

3 

Maahpee 

172A01G 

G.P.  Well  #1,  Highwood  W.C. 

12 

6.0 

8 

13 

2.6 

1.6 

11 

0.7 

.N3 

.03 

6.0 

6 

18 

.06 

0.6 

.03 

85 

3 

172A02G 

CP.  Well  #2,  Highwood  W.C. 

1 

2 

6.2 

7 

9.3 

1.7 

1.3 

9 

0.6 

•  ON 

.00 

6.9 

5 

IN 

.00 

0.1 

.01 

67 

3 

1/2A01D 

Tap  on  System 

0 

1 

6.3 

10 

IN 

3-6 

1.2 

9 

0.6 

.03 

.00 

7.0 

8 

15 

.00 

0.3 

.05 

77 

3 

Mattapoiaett 

173-020 

Tub.  Well  Field  #2, 
Mattapoi sett  River 

1 

0 

6.N 

17 

20 

'1.8 

2.0 

7.0 

2.N 

.06 

•  ON 

7.8 

10 

10 

.01 

0.0 

.01 

86 

5 

17>-030 

G.  P.  Well  #3,  Mattapoiaett 
River 

1 

0 

6.1 

11 

19 

'1.6 

1.8 

6.7 

l.N 

.11 

.00 

7.9 

13 

9 

.00 

O.N 

.01 

79 

3 

173-0NG 

G.P.  Well  ft**,  Mattapoiaett 
River 

2 

7 

6.'i 

17 

19 

5.0 

1.6 

7.0 

1.2 

.12 

.00 

8.N 

10 

9 

.00 

0.3 

.05 

77 

5 

17  VOID 

Tap  in  Water  Dept.  Orfice 

0 

1 

6.'i 

NO 

2.1 

5.7 

1.7 

7.0 

1.2 

.02 

.00 

8.N 

10 

8.3 

.00 

O.N 

.16 

82 

5 

Maynard 

17N-01S 

White  Pd.  near  Uatehouae 

2 

7 

6.7 

8 

13. 

3.7 

0.9 

10. 

0.9 

.09 

.02 

1.9 

5 

15 

.01 

0.0 

.00 

77 

3 

I7N-OIG 

G.P.  Well  ffl,  Quirk  Well 
Field 

N 

17 

6.5 

23 

»l6 

13. 

3.3 

9.0 

2.2 

0.9 

.06 

15. 

30 

12. 

.00 

0.3 

1.2 

163 

3 

17N-03G 

Quirk  G.P.  Well  If2 

2 

8 

6.0 

15 

'12 

12 

3.0 

IN 

2.5 

.19 

.05 

13 

32 

18 

.00 

1.5 

.01 

183 

2 

1  rtli   ni  r» 
1  ('\-\)lU 

lap  in   1  uwi  1  n a i  x 

1 

6  s 
y,»j 

\\ 

26 

7  7 
1  .  1 

1.6 

10 

1.3 

.06 

.01 

5.6 

10 

11 

.00 

0.8 

1.3 

182 

3 

City  or  Town 

1 

\ 

Source 

Turbidity 

Color 

MillifTnam-s  per  Liter 

Soec.  Cond 
(Micromhos/cm. ) 

,  No.  of  Samnles 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

•H 
Ifl 
OJ 

Sodium 

Potassium 

Iron 

0 
10 
d 

| 
I 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

« 

•H 

■  Nitrate  N 

Copper 

Medfield 

175-01G 

CP.  Well  #1,  Charlea  R. 

1 

0 

6.3 

55 

75 

20 

6.0 

19 

1.0 

.09 

.00 

11 

8 

41 

.00 

4.0 

.10 

250 

1 

175-02G 

O.P.  Well  #2,  Charlea  R. 

2 

0 

6. '» 

36 

75 

20 

0.0 

20 

1.0 

•  17 

.00 

11 

17 

37 

.00 

3.9 

.12 

245 

1 

175-050 

G.P.  Well  #3,  Elm  St. 

0 

0 

6.9 

•ill 

35 

9.0 

3.0 

18 

0.7 

.00 

.00 

11 

14 

13 

.00 

0.5 

.48 

148 

1 

175-01D 

Tap  in  New  Town  Garage 

1 

0 

0.  [ 

53 

*»5 

14 

2.1 

18 

1.0 

•  05 

11 

14 

11 

.00 

0.6 

.00 

170 

1 

Medfield 

State  Hospital 

175A010 

Tubular  Wei la,  Tap  in  P.S. 

1 
1 

H 

8.14 

69 

46 

11 

".3 

36 

0.7 

•  13 

.30 

12 

12 

20 

.00 

2.1 

.02 

218 

3 

175A01D 

Tap  on  System 

1 

3 

8.1 

56 

4l 

11 

3-6 

29 

0.8 

.09 

.02 

10 

15 

21 

(\C\ 
m  VU 

1.8 

.01 

200 

3 

Medford 

176-01 D 

Tap  in  City  Hall 

2 

35 

7.0 

4 

13 

4.0 

0.8 

7.0 

0.8 

.80 

.00 

1.8 

10 

15 

.00 

0.2 

.05 

62 

1 

Medway 

177-010 

G.P.  Well,  Populatic  St. 

1 

3 

6.7 

25 

47 

12 

3.8 

14 

1.3 

.09 

.00 

12 

15 

25 

.00 

1.3 

.00 

170 

3 

177-0?0 

G.P.  Well,  Oakdale  St. 

1 

8 

6.2 

12 

35 

10 

P  s 

15 

1.9 

.25 

•  10 

10 

10 

28 

.02 

3.5 

.08 

160 

3 

177-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

0 

6.6 

27 

44 

12 

15 

1.1 

.06 

Art 
•  UvJ 

13 

14 

25 

.00 

1.7 

.31 

173 

3 

Merrimac 

180-01G 

Tubular  Wells,  Tap  in  P.S. 

180-01D 

Route  110 

5 

33 

6.3 

22 

47 

11 

2.6 

18 

2.3 

2.9 

.05 

10 

22 

31 

.07 

0.3 

.00 

195 

3 

Tap  in  Town  Hall 

3 

18 

6.3 

19 

42 

13 

2.5 

13 

2.1 

.12 

.28 

11 

19 

25 

0.5 

1.2 

164 

2 

Methuen 

181-01D 

Tap  in  Town,  Lawrence  Sup. 

l 

3 

6.3 

16 

''2 

15 

1.0 

l1 

1.3 

.07 

.02 

1.0 

20 

24 

.04 

0.6 

.01 

160 

3 

Mi  dd 1 ebo rough 

182-010 

O.P.  Well  #1,  Rock  Village 

0 

2 

6.2 

9 

21 

5.0 

2.0 

2'l 

1.3 

.02 

.02 

7.7 

6 

41 

.00 

1.3 

.07 

168 

3 

182-020 

G.P.  Well  #2,  Rock  Village 

0 

2 

6.1 

9 

19 

1.6 

1.8 

26 

1.5 

.08 

.03 

7.7 

9 

41 

.00 

1.3 

.15 

163 

2 

Ci  ty  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

IE 

Pi 

Mi ] 1 iframn  per  Liter 

6 

c  0 
Q  .r, 

°f 

0  d 
0  ^. 

CO  w 

.  No.  of  Samnles 

1 

< 

I/) 

in 

0) 

1 

.  Calcium 

•rt 
(0 
0) 

6. 

5. 

| 

Potassium 

Iron 

0) 

§ 

J 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

m 

•H 

Ql 

9) 

•j-J 

(• 

91 

D. 

0 
0 

O 

Hlildleborouflh 

182-03G 

O.P.  Well  #3,  E.  Main  St. 

1 

1 

6.2 

It 

26 

6.9 

1.9 

7-7 

1.7 

.15 

.05 

11 

Ik 

11 

.00 

1.2 

.01 

100 

3 

l82-o4o 

Dug  Well,  Raw  Water 

5 

17 

6.2 

22 

"5 

13 

3.1 

^3 

1.8 

.51 

.09 

8.2 

16 

55 

.00 

2.2 

.00 

253 

3 

182-0'IP 

Dug  Well,  E.  Grove  St.  Pin. 

1 

2 

6.7 

15 

17 

13 

3.2 

40 

1.9 

.11 

.00 

fl.7 

15 

58 

.00 

2.5 

.00 

258 

2 

182-OSQ 

O.P.  Well  jk,  Tispaquln 

1 

3 

6.3 

ft 

18 

*.3 

1.6 

18 

1.6 

.02 

. 

8.6 

9 

27 

.00 

0.6 

.00 

128 

2 

1 82-060 

G.P.  Well  #5,  Miller  St. 

0 

2 

6.1 

10 

18 

".3 

1.8 

18 

1.7 

.00 

.00 

5.3 

9 

26 

.00 

1.8 

.O'l 

135 

2 

182-olD 

Tap  in  Town  Hall 

0 

2 

6.1 

1  t; 

*■-> 

20 

5.1 

1  Q 

1  Q 

1.5 

.06 

7.5 

9 

27 

Al 

1  0 

.  50 

14? 

J 

Ml  1  ford-Water  Co. 

I  Oj— vj  1 0 

Charles  River,   Inlet  to 

Filtera 

1 

W 

6. '4 

5 

15 

t.3 

0.9 

8 

0.8 

.27 

.06 

t.3 

7 

i'i 

.02 

0.1 

.00 

79 

3 

185-010 

Tubular  Wella,  Dllla  St. 

15 

*5 

6.'i 

30 

kl 

12 

2.6 

17 

1.5 

2.6 

.80 

11 

i) 

53 

.20 

0.1 

.00 

173 

3 

1 85-01 D 

Tap  on  System 

1 

35 

6.8 

00 

1 7 
1 1 

'1.8 

1  £ 
10 

0.8 

.50 

nP. 

5.8 

7 

15 

•  1? 

0.1 

.01 

109 

3 

Mi  1 lbury 

1 00— \ji  ci 

lAig  Wells,   lap  In  r.o. 

Mil lbury  St.  &  NYCRK 

0 

0 

6.1 

i'i 

38 

12 

2.2 

23 

?.3 

.11 

.'13 

7.7 

7 

6? 

.01 

0.8 

.06 

251 

3 

186-020 

G.P.  Well.  Oak  Pond 

0 

2 

5.9 

16 

P° 

18 

5. 

"70 

3.2 

.00 

.«?5 

8.2 

21 

110 

.  01 

1  li 
1.1 

.01 

390 

3 

Jacques  Curve,  G.P.W.  //l 

1 

3 

6.8 

An 

55 

10 

1.9 

10 

3-5 

.07 

.  12 

9.9 

10 

58 

.30 

2.0 

.07 

50 

2 

1  fv»  Ami 

w.r.  Well#   lap  In  r.  i>. 

Dorlty  Pond 

0 

0 

6.0 

17 

cQ 

>o 

18 

3.1 

72 

3.2 

.00 

.23 

8.3 

21 

110 

.01 

l.l 

...  1. 

.01 

393 

3 

186-010 

T-ip  on  System 

0 

3 

6.0 

ID 

ho 

15 

2.7 

2.7 

.12 

•  Ml 

7.8 

18 

85 

.00 

1.2 

.10 

> 1 5 

3 

Ml L lbury-Maple 

Hillside  Water  Dist. 

186A01D 

Tap  on  System 

0 

0 

6.1 

18 

37 

12 

1.8 

37 

3.0 

.12 

.15 

9.2 

5 

50 

.13 

1.7 

.56 

278 

2 

Mlllls 

18/-010 

G.P.  Well  #1,  Tap  in  P.S. 

0 

0 

6.6 

30 

89 

22 

9 

17 

1.7 

.Ok 

.00 

\\ 

22 

*3 

.00 

2.4 

.00 

275 

2 

48 


1 

Milligrams 

.  per 

Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

(X 

Hardness 

.  Calcium 

•H 

in 
tt> 

£ 
■a 

Sodium 

Potassium 

Iron 

a> 
in 

<v 

u 

bt 

Silica 

:  Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

0) 

I 

■  H 

Copper 

Soec.  Cond 
( Micromhos  /  cm . 

.  No.  of  Sanroles 

Mlllla 

IU  j  — U<lU 

ti.  r.  well          lap  in 
Pump  Station 

1 

9 

0.5 

3° 

71 

19 

5.5 

19 

1.5 

.10 

.01 

13 

20 

41 

.00 

1  P. 
l.O 

.00 

243 

2 

187-050 

0.  P.  Well  #},  Tap  in  P.S. 

0 

0 

6.5 

?3 

56 

16 

4.0 

11 

1.0 

.01 

.00 

12 

18 

32 

.00 

1.9 

.00 

350 

2 

187 -01D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

5 

6.5 

28 

73 

20 

5.5 

17 

1.3 

.02 

.00 

11 

21 

39 

.01 

1.9 

2.0 

245 

2 

Monroe 

190-01S 

Phelps  Brook,  Re a.  Raw 

2 

15 

6.8 

8 

12 

3-6 

0.6 

3.0 

0.8 

.15 

.01 

3.9 

7 

5-7 

.06 

0.2 

.00 

47 

3 

190-01F 

Phelpa  Brook  Rea.  Finished 

2 

13 

6.8 

8 

13 

3.8 

0.7 

2.3 

0.8 

.15 

.00 

4.3 

7 

5.3 

.03 

0.1 

.00 

43 

3 

190-01D 

Tap  on  System 

1 

3 

6.8 

7 

13 

4.3 

0.7 

3.0 

0..8 

.09 

.00 

4.2 

11 

14 

.02 

0.1 

.01 

48 

3 

Monaon 

1  m  nhn 
lyl-Uyu 

(j.  r.  Well  ffx  oil  loDy_r  nd 
Bethany  Well 

.  0 

0 

O.  *t 

13 

36 

10 

15 

3.0 

.02 

•  uu 

11 

15 

25 

.00 

■\  ft 

.05 

175 

1 

191-o4g 

0.  P.  Well  #2  off  Palmer  Rd 

.  1 

0 

6.5 

22 

17 

9.0 

2.2 

8 

2.3 

.01 

.00 

8.8 

12 

13 

.00 

1.6 

4.0 

130 

2 

191-05G 

0.  P.  W.  #3,  Bunyon  Road 

0 

Q 

6.i» 

16 

6.8 

1.7 

J*  J 

nci 

.00 

11 

X  X 

Q  CI 

rift 

0.7 

.00 

88 

j 

191-oiD 

Tap  in  Town  Hall 

0 

1 

6.'i 

16 

25 

6.9 

1.7 

5.3 

2.0 

.00 

.00 

11 

11 

7.3 

.00 

0.7 

.06 

88 

3 

Mon8on  State  Hospital 

191A010 

Tubular  Wella 

0 

0 

6.2 

20 

23 

8.1) 

2.2 

7.3 

2.3 

.01 

.01 

13 

16 

11 

.00 

0.7 

.00 

U3 

3 

191A02G 

Gravel  Packed  Well,  Tap 

1 

0 

6. if 

16 

29 

8.5 

2.0 

6.0 

2.2 

.07 

.02 

14 

15 

11 

.00 

0.8 

.23 

106 

1 

191A01D 

Tap  on  System 

1 

2 

6.4 

16 

28 

7.7 

2.0 

6.3 

2.2 

.05 

.00 

14 

14 

18 

.00 

0.7 

.32 

105 

3 

Montague  T.P.  P.D. 

192-01 S 

Lake  Pleasant 

1 

2 

".9 

3 

5 

1.* 

0.2 

2.0 

0.4 

.05 

.01 

2.6 

5 

4.0 

.02 

0.2 

.01 

35 

3 

192-02S 

Green  Pond  pumped  to  Lake 

Pleasant 

1 

7 

5.6 

20 

5 

1.4 

0.3 

3.7 

0.4 

.09 

.05 

0.2 

6 

5.7 

.02 

0.1 

.02 

41 

3 

192-01G 

0.  P.  Well,  Tolan  Farm 

Central  St. 

0 

2 

7.4 

50 

62 

18 

4.o 

4 

1.5 

.04 

.22 

11 

in 

7.3 

.00 

0.0 

.01 

152 

3 

195-01D 

Tap  on  System 

0 

1 

7.3 

36 

57 

17 

3.5 

4.o 

1.5 

.03 

.00 

10 

13 

7.3 

.00 

0.0 

.00 

142 

3 

4  P 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

X 

n. 

Mi  1 1  iftvunr 

per 

Liter 

6 

U  Ul 

r.  0 

il 

l/l  ^ 

V) 
0* 
r-i 

i 

■X 

0 
0 

•H 

'.i 

Hardness 

% 

•ri 
O 

O 

§ 

•ri 
10 

■ 
& 

id 

r. 

■H 
% 

% 

■ri 
Ul 
01 

<d 

P 
O 
ri. 

c 

8 

M 

01 
Ul 
0) 

§ 

"3 

u 

•  ri 
1-4 

■A 
u-. 

Sulfate 

•0 

•ri 

u 
0 

a 

« 

•ri 
C 

01 

& 

♦H 

u 

I 

c 
0 

0 

Montague,   Mi  Her  Falls 

F  A  W  [Hat. 

1921301 D 

Tap  on  System 

l 

10 

6.8 

9 

11 

3.0 

0.6 

3.0 

0.6 

•  30 

.01 

".3 

7 

5 

.00 

0.0 

.07 

12 

2 

Montague  Onter  W.  D. 

192C010 

Springs,  Direct,  1/?  mile 
01  v> 

0 

0 

6.1) 

21 

37 

11 

2.2 

1.0 

1.0 

.03 

.00 

8.3 

11 

13 

.01 

0.1 

.00 

106 

? 

192C01D 

Tap  on  System 

0 

0 

6.6 

20 

36 

11 

2.1 

1.0 

0.7 

.00 

.00 

8.5 

11 

13 

.01 

0.1 

.16 

102 

2 

Monterey  Wat.  Co. 

193-01S 

Reservoir  at  Sandiafield  Rd 

,  1 

3 

7.3 

77 

1.0 

o.H 

0.1 

50 

0.3 

.10 

.00 

6.2 

13 

10 

.00 

0.0 

.30 

190 

1 

193-01G 

Drilled  Well  ffl 

l 

10 

7.0 

89 

5-0 

1.0 

0.5 

35 

0.3 

.10 

.00 

6.6 

12 

12 

.01 

0.0 

.22 

215 

1 

193-020 

Drilled  Well  #2 

l 

'1 

7.1 

76 

18 

11 

5.3 

33 

0.6 

.08 

.00 

5.9 

13 

12 

.00 

0.0 

.12 

203 

1 93-01 D 

Tap  on  System 

l 

8 

7.1 

88 

6 

1.3 

0.6 

50 

0.2 

.13 

.00 

5.9 

12 

16 

.00 

0.1 

.3" 

235 

2 

Nahant 

196-01D 

Tap  in  Town  Mall 

0 

10 

7.1 

9 

ll 

t.3 

0.7 

5.7 

0.8 

.10 

.00 

2.3 

9 

.00 

0.2 

.03 

60 

3 

Nan tucke t, 31  aaconaet  W, 

D. 

197-010 

Dug  Wella,  Tap  in  P.  S. 

2 

0 

6.5 

21 

27 

8.1 

1.7 

11 

1.0 

.16 

.01 

6.1 

10 

21 

.00 

0.8 

.03 

1V1 

3 

197-020 

0.   P.  Well 

1 

0 

6.6 

2't 

35 

11 

1.7 

13 

1.3 

.01 

.01 

7.1 

11 

21 

.00 

0.9 

.02 

H3 

3 

197-01 D 

Tap  on  System 

2 

2 

6.5 

18 

25 

7.1 

1.6 

13 

1.0 

.18 

.01 

6.8 

9 

16 

.00 

0.7 

.18 

121 

3 

197A010 

Tub.  Wells,  Wyers  Vail. 

0 

0 

6.7 

15 

2* 

6.5 

2.0 

13 

0.7 

.00 

.00 

5.2 

0 

20 

.00 

0.1 

.03 

115 

3 

197A01D 

Tap  on  System,  Fire  Sta. 

0 

2 

6.7 

16 

25 

6.7 

1.9 

13 

0.6 

.11 

.00 

5.1 

1 

21 

.03 

0.1 

.27 

115 

3 

Natlck 

Du 

198-010 

Diicr  UV  1  1      Snri  nwvnl  #* 

Tap  in  Mouse 

0 

5 

7.1 

'11 

87 

27 

'1.9 

25 

2.8 

.00 

.16 

7.5 

19 

18 

.01 

0.7 

.01 

293 

3 

198-020 

0.  P.  Well  #3,  Springvale 

0 

3 

7.2 

53 

86 

26 

1.9 

28 

2.8 

.00 

.03 

7.8 

18 

52 

.00 

0.6 

.00 

297 

3 

1 98-030 

0.  P.  Well,  Moraea  Pond 

Rogers  Rea.  28  Beacon  St. 

1 

0 

6.9 

*3 

81 

25 

5-5 

21 

2.1 

.00 

.01 

9.2 

18 

59 

.00 

0.8 

.93 

295 

2 

198-060 

0.  P.  Well  #3,  Pine  Oaka 

0 

0 

6.9 

56 

79 

25 

'i.l 

25 

2.6 

.10 

.31 

7.7 

12 

50 

.01 

0.1 

.02 

290 

1 

•  50 


City  or  Town 

1 

Source 

Turbidity 

Color 

ac 
q. 

Mi  1 1  i  pitvwic 

Liter 

g 

■  \ 

B| 

0  1? 
0  0 

.  Mo.  of  Sairroles 

Alkalinity 

Hardness 

.  Calcium 

■H 
W 
<U 

i 

Sodium 

Potassium 

Iron 

a) 
a) 

5 

tot 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

•r\ 

c 

<L> 
•H 

Copper 

Natick 

198-070 

G.P.  Well  #4,  Springvale 

0 

0 

7.1 

5? 

02 

25 

4.5 

2D 

2.0 

.01 

.41 

0.5 

19 

1o 

.02 

0.3 

.03 

280 

2 

19(3-080 

O.P.  Well  #5  Springvale 

0 

1 

7.1 

53 

ay 

27 

4.8 

oP. 
2o 

2.7 

.01 

.31 

9 

d\J 

.00 

0.6 

.01 

313 

3 

198-090 

O.P.  Well  #1  Evergreen  Rd 

u 

J 

6.9 

j° 

07 
t  f 

5.8 

<  1 

.Ul 

.01 

Q 

y 

Of\ 
tU 

Op 

.01 

1.5 

im 
•  H_> 

323 

j 

1 98-01 D 

Tap  at  Town  Hall 

0 

3 

7.0 

Oft 

27 

5.2 

25 

c.o 

Al 

.00 

ft  A 

51* 

.00 

0.7 

300 

-* 
3 

Needham 

199-02P 

MDC  Tap  in  Pump  Sta. 

Hultman  Aqueduct 

1 

8 

6.1 

5 

13 

3.7 

0.7 

5.3 

0.8 

.04 

.00 

2.9 

8 

9 

.14 

0.1 

.47 

64 

3 

199-01G 

O.P.  Well  #1,  Tap  In  Pump 

3ta.  Charles  River  St. 

1 

5 

6.9 

60 

69 

20 

1.8 

16 

1.5 

.08 

.03 

14 

12 

28 

.00 

0.5 

.07 

198 

2 

199-020 

G.P.  Well  #2,  Charies  R. 

0 

2 

6.6 

42 

56 

14 

4.7 

18 

1.4 

0.1 

.01 

12 

13 

33 

.00 

0.8 

.05 

208 

3 

199-01D 

Tap  In  Town  Hall 

6 

17 

6.7 

50 

64 

18 

4.8 

17 

1.4 

.68 

.02 

12 

12 

32 

.00 

0.7 

.01 

220 

3 

New  Bedford 

201-01S 

Great  Quitticaa  Pond 

Surface  near  Outlet  to 

Little  0J> 

2 

38 

6.9 

4 

12 

2.9 

1.0 

8.0 

0.6 

.24 

.04 

2.3 

.10 

14 

.01 

0.0 

.03 

68 

2 

201-023 

Little  Quitticaa  Pond 

1 

28 

6.8 

5 

12 

3.1 

1.0 

8.0 

0.6 

.19 

.04 

2.1 

9 

11 

.00 

0.0 

.00 

68 

2 

201-04S 

Long  Pond,  Upper  End 

2 

50 

6.6 

4 

11 

3.0 

0.9 

9. 

0.8 

.28 

.07 

1.8 

9 

17 

.01 

0.1 

.02 

72 

2 

201-01D 

Tap  in  City  Hall 

2 

25 

7.0 

16 

13 

M 

1.0 

18 

0.8 

.25 

.04 

2.2 

10 

18 

.00 

0.0 

.07 

.05 

2 

New  Bralntree,  P.V. 

Academy 

202A020 

G.P.  Well  South  of  Wine  St 

0 

0 

6.4 

7 

15. 

4.o 

1.2 

1.0 

0.8 

.05 

.00 

11 

6 

9.0 

100 

0.3 

.07 

62 

1 

New  Marlboro  -  Mill 

River 

20>01  D 

Tap  on  System 

3 

7 

7.5 

107 

31 

17 

4.7 

1.1 

.36 

.02 

5.2 

13 

2.7 

.00 

0.2 

.01 

273 

3 

New  Marlborough,  Southfield  Water  Trust 

203B01D 

Tap  on  System 

1 

3 

7.0 

24 

28 

6.4 

2.9 

1.7 

0.6 

.00 

.00 

6.7 

8 

1.0 

.00 

0.0 

.03 

70 

3 

1 

Mill  LpraiM 

per 

Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

1 

0 
0 

o. 

1 

10 
w> 

0) 

1 

•H 
O 

Q 

•H 
Ul 

I 

S 

1 

g 

•rH 
1/1 

n 
n 
IJ 
0 
11. 

c 
p 

H 

01 

in 
01 

fa 

m 

0 

•H 

H 

Sulfate 

01 

•0 

•H 

6 

■1 

•d 
C 

01 
H 
nl 

b 

s. 

C 

Q 

O 

b 

C.  O 

y 

0) 

1 

>> . 

O 

Newbury 

205-01 D 

Tap  on  Distribution  System 

6 

7.1 

27 

13 

3.0 

25 

1.1 

.13 

.00 

2.3 

21 

35 

.00 

o.l 

.02 

217 

3 

Hewbury-Byf ield  Water 

District 

205A020 

8  Inch  Well ,  Lark  in  Rd. 

0 

10 

7-5 

95 

111 

36 

5.1 

l't. 

1.9 

.02 

.06 

7.1 

17 

21 

.01 

0.2 

.00 

278 

3 

205A01D 

Tap  on  System,  End 

I 

7 

7.7 

88 

101 

3'» 

*.7 

13 

1.9 

.03 

.02 

8.0 

18 

20 

.01 

0.3 

.02 

263 

3 

Nftwburyport 

206-013 

Artichoke  Reservoir, Raw 

2 

50 

7.3 

21 

29 

8.5 

2.0 

13 

1.0 

.28 

.03 

1.0 

23 

.01 

0.1 

.01 

H3 

3 

2O6-01 P 

Artichoke  Reservoi r,Fl ni she 

1  1 

12 

7.3 

22 

J* 

10 

2.1 

18 

1.0 

.22 

.02 

1.9 

16 

21 

.00 

0.3 

.2'! 

160 

3 

206-0 1G 

Old  O.P.  Well  #1,  Tap  in 

Pumping  Station,  Perry  Rd. 

0 

1 

6.7 

20 

31 

9.2 

2.0 

8.3 

1.6 

.02 

.02 

7.9 

12 

13 

.00 

0.9 

.03 

n't 

3 

200-020 

New  O.p.  Well  #2, Ferry  Rd. 

2 

2 

6.8 

56 

101 

31 

5.7 

3.2 

.19 

.03 

7.2 

29 

29 

.00 

0.7 

.85 

277 

3 

206-01D 

Tap  at  City  Hall 

1 

3 

7.3 

25 

hk 

13 

2,7 

21 

1.3 

.11 

.01 

1.7 

22 

33 

.00 

o.l 

.15 

210 

3 

Newton 

207-01D 

Tap  in  City  Hall 

1 

15 

6.0 

7 

12 

3.5 

0.7 

5.7 

0.7 

.05 

.00 

2.6 

8 

9.0 

.11 

0.2 

.17 

59 

3 

Norfolk  - 

208-01 D 
Norfolk-  MCI 

MCI  &  Wrentham  State 
Hospital,  Tap  on  System 

0 

c 

7«  3 

lit 

CO 

1  / 

1  A 
(  -O 

0.7 

.ol 

.  uu 

11 

16 

1U 

•  uu 

•  Of 

>  ft  r> 

3 

2O0AO1O 

Tubular  Wei  la  4  Dug  Well 

0 

3 

6.6 

19 

30 

8.0 

2.3 

7.3 

0.6 

.00 

.00 

9.1 

ll 

11 

.01 

O.'l 

.02 

112 

3 

208A0)0 

O.P.  Well,  New    -  Raw 

2 

63 

H.'i 

26 

'•7 

12 

1.3 

7.0 

1.0 

2.6 

.11 

12 

13 

9.0 

.oft 

0.2 

.00 

ill 

k 

208A0JF 

O.P.  Well,  New  -Treated 

0 

6 

6.8 

'•5 

73 

12 

11 

6.7 

1.0 

.07 

.12 

12 

23 

12 

.01 

0.2 

.03 

178 

3 

208A01D 

Tap  on  System 

0 

3 

6.6 

27 

'11 

9.5 

1.1 

6.3 

0.7 

.03 

.02 

10 

18 

9.3 

.00 

O.'l 

.31 

126 

3 

Norfolk  -  Pondvllle  State  Hospital 

208B010 

Tubular  Wells 

1 

k 

6.5 

20 

69 

15. 

8 

17 

1.0 

.17 

.00 

lit. 

16 

50 

.00 

0.8 

.00 

235 

3 

208B020 

O.P.  Well 

0 

1 

6.8 

19 

16 

8.7 

5.8 

10 

0.6 

.00 

.00 

15 

5 

31 

.00 

0.1 

,00 

150 

3 

52 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

cx 

Milligrams  per  Liter 

6 

x)  in 
c  0 

i 

0  s 
to  ^ 

.  Mo.  of  Samples 

Hardness 

.  Calcium 

•H 

in 

i 

Sodium 

Potassium 

Iron 

0) 

i 

1 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

HJ 
•H 
C 

'  Nitrate  N 

Copper 

Norfolk  -  Pondville 

State  Hospital 

208B01D 

Tap  on  System 

U 

A 

7.0 

20 

im 

"j 

R  6 

5.5 

Q 

y 

.00 

16 

(( 

.00 

0  1 

.08 

150 

j 

North  Adama 

209-01S 

Nbtch  Brook  Reservoir 

12 

7.3 

112 

5.1 

0.6 

0.5 

.08 

.01 

2.6 

9 

3.3 

.01 

0.2 

.06 

104 

3 

209-02S 

Broad  Brook  above  Intake 

0 

31 

7.2 

7 

12. 

2.9 

1.0 

0.5 

0.5 

.03 

.02 

3.1 

O 

«=•  3 

.00 

at 

•  Ol 

31 

3 

209-0)3 

James  Brook  Reservoir 

0 

16 

7.3 

27 

31 

7.0 

3.1 

0.7 

0.5 

.03 

.00 

3.7 

7 

2.3 

.00 

0.0 

.00 

66 

3 

209-0113 

Mount  Williams  Reservoir 

1 

6 

7.1* 

51 

56 

14 

5.0 

0.9 

0.4 

.07 

.01 

3.0 

10 

2.0 

.01 

0.2 

.00 

110 

3 

209-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

4 

7.5 

52 

58 

15 

5.0 

0.9 

0.3 

.12 

.01 

2.0 

9 

2.7 

.00 

0.2 

.04 

115 

3 

North  Andover 

210-013 

Lake  Cochichewick,  Raw 

1 

22 

6.7 

11 

20 

5.8 

1.3 

8.0 

l.o 

.15 

.09 

1.0 

11 

14 

.04 

0.1 

.00 

90 

3 

210-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

20 

7.0 

17 

.3" 

11 

1.7 

10 

1.4 

.08 

.05 

0.9 

13 

IB 

.04 

0.1 

.02 

124 

3 

NOrth  Attleborough 

<L  I  1  -U1U 

O   Hiitr   uAl  1  q      Tan  i  n  P 

1 —              «ri  lj,    IdlJJ   ill  r.o. 

Plalnville 

1 

8 

6.8 

19 

4l 

12 

2.3 

29 

1.5 

.24 

.09 

5.7 

22 

.25 

.01 

0.6 

.53 

205 

3 

211-020 

Caisson  Well  #1,  Plalnville 

q 

Q 

y 

5.9 

12 

2.2 

26 

1  5 

.08 

.01 

s  8 

17 

4) 

.00 

1.8 

.12 

208 

j 

211-030 

Caisson  Well  #2,  Plalnville 

0 

3 

5.9 

9 

28 

7.8 

2.1 

23 

1.6 

.02 

.02 

4.6 

16 

37 

.00 

1.6 

.03 

81 

3 

211-04Q 

Caisson  Well  #3,  Plalnville 

0 

2 

6.1 

23 

60 

19 

3.1 

16 

1.2 

.01 

.00 

5.0 

30 

20 

.00 

3.9 

.03 

203 

3 

211-05G 

O.P.  Well  Kelly  Boulevard 

0 

0 

7.7 

68 

48 

15 

2.4 

3'< 

0.7 

.00 

.05 

7.7 

15 

31 

.00 

0.2 

.00 

255 

3 

211-01D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

7 

6.9 

44 

38 

11 

2.2 

4o 

1.4 

.09 

.06 

4.7 

22 

24 

.01 

1.0 

0.7 

215 

2 

Nbrth  Attleborough  - 

King'S  Grant  Water  Co. 

211A010 

G.P.  Well  Nr.  Mendon  Rd. 

0 

1 

6.4 

17 

46 

14 

2.5 

7.3 

0.7 

.01 

.00 

7.3 

17 

11 

.00 

3.7 

.06 

142 

3 

211A01D 

Tap  on  System 

0 

1 

6.3 

23 

53 

17 

2.3 

7.7 

0.7 

.01 

.00 

12 

16 

12 

.00 

3-7 

.13 

152 

3 

Nbrth  Brookfleld 

212-01S 

Doane  Pond,  Near  Gatehouse 

2 

42 

7,0 

23 

14 

3.7 

1.1 

5.3 

1.8 

.47 

.06 

2.8 

9 

8 

.03 

0.1 

.01 

64 

3 

b  2 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

1 

rH 

o 

rc 
o. 

Mi  1 1  iprvuns  per 

Lit  BT 

6 

U  in 
C  O 
O  .r, 
E 

o  ti 

oil 

(/)  — 

VI 

0) 

ji 

0 
0 

•H 

i 

< 

■ 
in 

0) 

1 

o 

o 

•rl 
■ 
01 

& 

3. 

s 

•H 

W 

in 
id 

y 
o 

0. 

B 
p 
v. 
m 

01 
(A 
0) 

§ 

s 

m 

o 

•H 

•J 

IT 

01 

ti 

Chloride 

01 
4-> 
id 

b 

1 

o 

Q 

North  Mrookfleld 

212-02S 

North  I'ond,  Near  Gatehouse 

1 

37 

7.0 

7 

11 

3.1 

0.8 

3.0 

1.1 

.28 

.01 

2.1 

8 

1.7 

.02 

0.1 

.01 

'•5 

3 

21 2-01 D 

Tap  In  Town  Hall 

2 

30 

6.8 

7 

12 

M 

0.9 

3.3 

1.1 

.17 

.01 

1.6 

8 

3.7 

.01 

0.1 

0.7 

19 

5 

North  Reading 

213-010 

G. P. WELLS,  Skug  Ulver 

1 

9 

6.6 

21 

32 

9-5 

2.1 

31 

1.9 

.31 

.11 

7.3 

19 

21 

.08 

0.5 

.07 

185 

5 

213-02G 

G. P. Well  #1,  Martin's  Pond 

2 

23 

6.5 

50 

62 

18 

k.2 

30 

2.7 

1.2 

.55 

11 

11 

11 

.05 

0.7 

0.7 

280 

5 

213-oIg 

O.B.Well  nt  Furbish  Pond 

1 

39 

6.0 

19 

57 

16 

3.9 

2'4 

1.9 

0.8 

.52 

11 

20 

12 

.16 

0.1 

0.6 

272 

5 

213-011) 

Tap  in  Town  Hall 

3 

25 

6.1 

23 

12 

13 

2.2 

19 

3.0 

0.6 

.11 

8.2 

19 

27 

.01 

0.1 

0.6 

200 

5 

North  Reading  Kehab. 

Center 

215A01D 

Tap  in  Admin.  Bldg. 

1 

2 

6.5 

25 

50 

16 

3-0 

15 

1.6 

.09 

.06 

12 

23 

26 

.00 

1.1 

.06 

193 

Northampton 

211-01S 

Mountain  St.  Reservoir 

1 

8 

6.9 

16 

20 

6.6 

0.8 

1.8 

0.6 

.03 

.02 

1.9 

7 

1.7 

.01 

0.  ] 

.00 

52 

3 

near  Gatehouse 

211-02S 

Roberts  Meadow  Rrook 

1 

'•3 

6.9 

13 

16 

1,7 

1.0 

2.3 

0.5 

.17 

.00 

7.2 

5 

5.0 

.00 

0.1 

.00 

16 

5 

Reservoir  in  Leeds 

211-010 

0. P. Well  #1, Clark  St. 

1 

0 

6.6 

26 

38 

n. 

2.1 

5.5 

1.0 

.00 

.00 

13. 

10 

6.5 

.00 

1.1 

113 

211-01D 

Tap,  237  Prospect  St. 

1 

1 

7.0 

18 

23 

7.6 

0.9 

2.0 

0.7 

.10 

.01 

6.0 

7 

6.5 

.00 

0.1 

.0? 

65 

5 

Nor th borough 

215-01G 

G. P. Well,  Tap  in  P. 3. 

0 

1 

6.5 

3'i 

62 

18 

3.9 

8.7 

3-5 

.07 

.16 

13 

21 

17 

.02 

3.1 

.01 

188 

3 

nrlgham  St. 

21^-020 

New  G. P. Well,  Lyman  St. 

0 

1 

6.1 

21 

37 

11 

2.0 

8.7 

2.8 

.08 

.06 

10 

16 

16 

.00 

0.7 

.02 

127 

5 

215-030 

Crawford  St. G.P.Weil 

0 

1 

6.3 

17 

51 

9.9 

1.6 

8.0 

1.1 

.01 

.01 

8.7 

15 

11 

.00 

0.1 

.01 

107 

3 

215-01 D 

Tap  in  Town  H«n 

0 

5 

6.7 

37 

'16 

lr> 

2.2 

13. 

2.0 

aJi 
.O'l 

.02 

9. 1 

lo 

18 

.00 

1.0 

.10 

167 

1 

1 

Millipxams  per  Liter 

Ul 
0) 

City  or  Town 

Source 

1 

•H 

u 

0 

rH 

Q 

0 

•H 

in 

Ul 

a) 

•H 
Ul 

fab 
I 

Potassium 

ni 
in 

§ 
u 

n) 
0 

id 

Q) 

•O 

•H 

id 

(I 
p 

1 

:.  Cond 
:romhosi 

jj 

in 
O 

O. 

i 

3 

•H 

I 

c 

M 

d 

to 

•3 

p 

•H 

a 
0 

0 

to  •-- 

Northbridge  W.W.Co. 

Rockwell  Meadow  Pond 

8 

6  1 

22 

28 

8.5 

1.6 

10 

1.3 

.50 

.25 

9.1 

1 

17 

.05 

0.5 

.02 

105 

J 

216-02G 

Tiih  W#*  t  In   At   fonk    Al  1  pn  Rp  q 

Tap  in  P.S. 

0 

0 

6 

8 

2.1 

0.5 

5.3 

0.1 

.02 

.02 

6.3 

1 

1.3 

.00 

0.1 

.05 

39 

-\ 

J 

U.I  >  He  1 1 1     IflJJ    111    r  •  o  • 

Meadow  Pond 

6 

■V) 

6  1 

19 

21 

6.5 

1.2 

7.3 

1  ■  t 

1.3 

.61 

10 

5 

10 

.21 

0.1 

.02 

oO 

J 

216-01D 

Tap  onSyatem 

1 

3 

6.3 

9 

12 

5.* 

0.7 

1.? 

0.6 

.25 

.06 

7.0 

l 

6.3 

.00 

0.1 

.03 

51 

3 

Northfield,  W.Diot 

217-013 

Minot  Brook  Reservoir 

1 

10 

7.0 

1 

7 

2.0 

0.5 

2.0 

0.3 

.00 

.00 

6.6 

27 

2.0 

.00 

.00 

.00 

26 

1 

217-01G 

G. P. Well  at  Mill  Brook 

15 

6.1 

10 

18. 

6.0 

0.7 

1.0 

0.7 

.10 

.03 

6.9 

10 

6.0 

.02 

0.8 

.00 

61 

1 

217-01D 

Tap  on  System 

l 

15 

6. '( 

8 

7 

2.0 

0.5 

2.0 

0.2 

.02 

.00 

6.5 

6 

1.0 

.00 

0.0 

.18 

26 

1 

Northfield,  N' Field 

S.Inc. 

217A01S 

Upper  Res.  in  Louisiana  Brk 

.  0 

9 

7.0 

7 

12 

3.8 

0.6 

1.3 

0.3 

.05 

.02 

5.0 

7 

0.8 

.00 

0.0 

.01 

35 

3 

217A01D 

Tap  on  System 

1 

7 

6.8 

11 

ll 

1.8 

0.8 

1.7 

.02 

.10 

.02 

5-0 

7 

1.3 

.00 

0.0 

.02 

12 

3 

Norton 

210-OlU 

u.r. wen  //l ,  lap  in  r.o. 
Pine  St. 

J? 

6.'i 

17 

oil 

I  •  1 

0.7 

fit 
•  'J  1 

Vi 
.  _yo 

1 1 

12 

n 

.  00 

0.0 

0  s 

«9 

3 

21 8-020 

G. P. Well  #2,  Tap  in  P.S. 
Pine  St. 

1 

6.1 

11 

15 

1.3 

1.2 

5.7 

0.5 

.12 

.02 

11 

5 

7.0 

.00 

0.2 

.02 

67 

3 

u.r. well  ff^f   lap  in  r.o. 
Newland  St. 

q 

6.2 

12 

19 

5.1 

1.1 

5-7 

0.1 

.01 

.01 

8.7 

6 

9.3 

.00 

0.3 

.05 

73 

3 

218-05G 

u.r.weil      * »   r lain  .ju. 
G.O.Weil  #5,  Winnecunnet 

0 

0 

12 

3 

6  1 
6.1) 

15 
13 

•21 
13 

6.6 

3.5 

1.9 
1.1 

8.0 
1.7 

0.9 
0.3 

.01 

.02 

.28 
.00 

10 

12 

0 
7 

10 
5.0 

.00 
.00 

0.5 
0.0 

.01 

.00 

90 
65 

3 
3 

218-01D 

Tap  in  Post  Office 

0 

1 

6.3 

15 

18 

1.9 

1.1 

6.3 

0.5 

.02 

.01 

11 

2 

5-3 

.00 

0.3 

0.6 

72 

3 

1 

Hi  1 1 Lprans  per 

Liter 

City  or  Town 

Source 

J? 

i 

•H 
X3 

| 

,0 

0 

PS 
0. 

.5 

<i 

(0 
Ul 

0) 

1 

••i 
O 

0 

S 

•H 
H 

01 

i 
1 

fi 

W 
V) 

n) 

O 

0. 

c 

E 

H 

01 
M 
0) 

g 

f 

s 

•H 

•*H 

W. 

0) 

id 

U1 

01 

•0 

•H 

h 

□ 

v. 
01 

4-< 

b 

•rH 

8. 

Q 
O 

x)  in 
£  O 

O  .Q 

8  5! 

I/)  ^ 

in 
a) 

J! 

l*H 

0 
O 

Norton,  Wheaton 

Col  lege 

218A010 

Driven  Wells,  Tap  In  P.S. 

0 

2 

6.6 

65 

99 

52 

1.2 

20 

1.1 

.00 

.03 

11 

23 

56 

.00 

3.1 

.19 

297 

3 

218A01D 

Tap  in  Administration  Bldg. 

0 

1 

6.7 

5B 

91 

29 

*.3 

19 

1.1 

.00 

.03 

11 

22 

58 

.01 

5." 

.11 

290 

2 

Norwell 

219-01G 

G.P.  Well  #1,  South  St. 
West 

0 

3 

6.1 

H 

55 

8.1 

5.5 

67 

1.5 

.02 

.03 

9.9 

16 

117 

.00 

1.2 

.01 

110 

3 

219-020 

Q.F.  Well  #2,  Grove  St. 

0 

1 

6.3 

13 

25 

5.7 

2.5 

8.7 

0.5 

.01 

.05 

11 

10 

15 

.00 

0.1 

.00 

100 

3 

219-030 

O.P.  Well  #5,  Grove  St. 

0 

3 

5-9 

9 

28 

6.9 

2.5 

17 

0.9 

.01 

.01 

8.9 

13 

29 

.05 

0.8 

.01 

118 

3 

219-OlG 

O.P.  Well  #1,  Ridge  Hill 
Rd. 

0 

6 

5.0 

11 

61 

16 

5.8 

28 

1.1 

.02 

.05 

10 

17 

67 

.00 

5.6 

.01 

285 

3 

219-050 

O.P.  Well  #5,  Grove  St. 

0 

5 

5.9 

11 

51 

7.1 

3.0 

11 

0.9 

.00 

.02 

9.7 

13 

29 

.00 

1.1 

.00 

115 

3 

219-060 

G.P.  Well  #6,  South  St. 
East 

0 

7 

5,9 

10 

35 

8.5 

5.2 

21 

0.9 

.01 

.08 

9.6 

11 

11 

.00 

0.2 

.00 

183 

3 

219-01D 

Tap  on  System 

0 

2 

6.2 

19 

10 

12 

3.5 

11 

0.8 

.08 

.01 

11 

15 

27 

.00 

1.1 

.51 

157 

3 

Norwood 

220-050 

O.P.  Well,  Buckmaster  Pond 

11 

10 

7.3 

5'i 

00 

27 

5.2 

60 

2.5 

1.5 

.15 

7.3 

22 

76 

.02 

0.5 

.00 

560 

1 

220-01 D 

MDC,  Tap  on  System 

1 

11 

6.9 

7 

15 

1.8 

0.7 

6.5 

0.9 

.11 

.00 

2.9 

7 

8.5 

.01 

0.1 

.66 

65 

2 

Oak  Bluffs 

221-010 

5  O.P.  Wells  4  Infiltration 
Oallery 

1 

2 

6.1 

8 

9.5 

2.1 

0.8 

7.7 

0.7 

.22 

.00 

5.5 

5 

11 

.00 

0.3 

.00 

61 

3 

221-020 

O.P.  Wells,  5  Welle 

5 

17 

6.1 

8 

8.5 

2.0 

0.8 

7.7 

0.7 

1.2 

.01 

7.1 

3 

11 

.00 

0.1 

.05 

60 

5 

221-050 

Station  #2,  Farm  Neck  Rd. 

0 

3 

6.3 

5 

7.7 

1.1 

1.2 

10 

0.7 

.05 

.00 

5.5 

0 

n 

.00 

0.5 

.01 

67 

5 

221 -01D 

Tap  in  Water  Dept.  Office 

0 

2 

6.3 

7 

9.3 

1.9 

1.5 

10 

0.7 

.«5 

.02 

5.9 

0 

15 

.00 

0.2 

.07 

73 

3 

Orange 

225-013 

Coolldge  Brook  Res. 

0 

52 

6.7 

6 

11 

2.5 

0.6 

2.7 

0.6 

.12 

.00 

6.8 

5 

t.5 

.00 

0.1 

.00 

35 

3 

5  6 


1 

Milliprams  per1  Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

cx 

•H 

d 

i 

Hardness 

.  Calcium 

■H 

m 
S 

6; 

Sodium 

Potassium 

Iron 

<u 

Ul 

<u 
§ 
c 
1 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

2: 

D 
•H 
C 

0 

Copper 

Spec.  Cond 
(Micromhos /cm. 

,  Mo.  of  Sanroles 

Orange  (Con't) 

22>010 

CP.  Well  #1  near 
Crystal  Spring 

3 

25 

6.5 

13 

21 

6.0 

1.4 

5.0 

1.0 

.60 

.01 

12 

5 

10 

.00 

0.0 

.00 

76 

1 

223-020 

O.P.  Well  at  Magees  Meadow 

0 

0 

6.3 

10 

31 

9 

1.8 

19 

1.5 

.01 

.17 

9.4 

10 

38 

.00 

0.4 

.01 

165 

3 

223-03G 

Crystal  Spring 

1 

12 

6.»t 

8 

21 

6.1 

1.4 

10 

0.9 

.11 

.01 

8.7 

5 

23 

.00 

0.0 

.01 

103 

3 

223-01 D 

Tap  on  System 

0 

1 

6.2 

12 

29 

9.3 

1.8 

19 

1.4 

.01 

.09 

8.9 

10 

37 

.00 

0.4 

.31 

167 

3 

Orleans 

224-010 

G.P.  Well  #1  Gould  Pond 

0 

3 

6.2 

7 

11 

1.5 

1.7 

13 

0.7 

.04 

.06 

7.0 

4 

23 

.00 

0.0 

.01 

84 

l 

224-020 

O.P.  Well  #2,  Gould  Pond 

0 

7 

6.7 

7 

11 

1.5 

1.7 

13 

0.7 

.00 

.00 

7.2 

6 

25 

.00 

0.1 

.00 

90 

l 

224-030 

O.P.  Well  #3,  Gould  Pond 

0 

3 

6.2 

6 

11 

1.5 

1.8 

13 

0.7 

.00 

.00 

7.4 

4 

24 

.00 

0.0 

.00 

88 

1 

224-01D 

Tap  In  Town  Hall 

1 

5 

6.2 

6 

11 

1.5 

1.7 

13 

0.7 

.15 

.00 

7.4 

5 

23 

.00 

0.0 

.05 

90 

1 

Oxford 

226-010 

G.P.  Well  #1,  Wellington 
Brook  &  Rt.  12 

0 

3 

6.2 

18 

34 

11 

1.7 

12 

2.8 

.07 

.03 

11 

21 

.00 

1.4 

.24 

111 

3 

226-020 

G.P.  Well  #2,  Wellington 
Brook  4  Rt.  12 

1 

3 

6.5 

37 

60 

2.1 

2.0 

11 

3.0 

.10 

.00 

11 

12 

25 

.00 

1.1 

.24 

187 

3 

226-0 3G 

O.P.  Well,  Nelaon  Rd.  & 
French  River 

0 

0 

6.9 

25 

24 

7.0 

1.1 

3.7 

1.9 

.00 

.00 

11 

5 

3.7 

.00 

0.2 

.01 

70 

3 

226-01 D 

Tap  on  System 

0 

0 

6.4 

25 

45 

15 

1.8 

12 

2.9 

.00 

.01 

9.7 

11 

22 

.00 

1.4 

.20 

156 

3 

Palmer,  Fire  Diet,  ftl 

227-01S 

Graves  Brook,  Upper  Hes. 

1 

18 

6.6 

6 

14 

4.2 

1.0 

3.0 

0.7 

.19 

.03 

7.6 

6 

8.0 

.00 

0.0 

.00 

50 

3 

227-02S 

Oraves  Brook,  Lower  Res. 

1 

18 

6.7 

10 

14 

4.2 

0.9 

3.0 

0.7 

.26 

.04 

6.9 

5 

7.0 

.00 

0.0 

.02 

48 

3 

227-010 

19  Tub.  Wells  off  Salem  St. 

0 

0 

6.5 

26 

49 

12 

4.3 

7.7 

2.5 

.01 

.00 

19 

17 

16 

.00 

1.9 

.01 

152 

3 

227-020 

G.P.  Well,  Salem  St. 

2 

5 

6.7 

34 

8.3 

5.0 

2.4 

.19 

.V) 

16 

13 

9.0 

f\1 
•  Ul 

■I.  ( 

.01 

10? 

3 

227-01D 

Tap  on  System 

0 

7 

6.4 

14 

28 

7.5 

2.2 

4.7 

1.7 

.18 

.03 

12 

10 

8.7 

.00 

0.7 

.08 

87 

3 

57 


City  or  Town 

1 

Source 

| 

•H 
X) 

jj 
(-> 

Color 

IE 
O. 

Mi  1 1  ifr.un: 

per 

I.)  ter 

6 

u  in 
c  o 
o  £ 

1 

(/i 

0) 

O 

6 

•H 

N 

in 

01 

a. 

9 

o 
t3 

§ 

Ul 

o> 
& 
i 

1 

in 
t/i 
ni 

*-> 
O 
o. 

I 

<u 
in 

01 

5 

u 

1 

3 

d 

i/: 

Sulfate 

Chloride 

HI 

•H 

01 

tJ 
n) 

u 

*  • 

u 

%. 
p 
o 

u 

i'almer,  Thorn 

P  4  WD 

227A01S 

Hamilton  Res. -Direct 

1 

28 

6.5 

12 

28 

8.1 

1.9 

19 

1.6 

.18 

.04 

7.5 

5 

41 

.00 

0.2 

.01 

164 

3 

227A01D 

Tap  on  System 

1 

18 

8.0 

23 

39 

11 

1.1 

17 

1.7 

.41 

.00 

7.2 

4 

4o 

.00 

0.2 

.18 

177 

Palmer,  Bondaville 

227B02G 

Gravel  Developed  Well 

Off  Weat  Street 

0 

2 

6.5 

21 

'tl 

12 

2.6 

5.0 

2.8 

•  03 

.01 

12 

16 

11 

.00 

0.9 

.07 

116 

2 

227B01D 

Tap  on  System 

l 

It 

6.5 

27 

44 

11 

2.3 

5.0 

2.8 

.05 

.01 

13 

14 

12 

.00 

1.1 

.06 

127 

2 

I'a  lmpr  'I*ViP<>f> 

111  III      I    ,          1  1  1  '  E 

]  {  [ ygpg 

227C02G 

O.P.  Well.  Tap  In  P.S. 

Oak  Street 

l 

4 

6.7 

22 

35 

10 

2.2 

5-3 

2.8 

.09 

.22 

10 

16 

7.0 

.01 

1.7 

.01 

111 

3 

227C030 

Washed  Well,  Ht.  l8l 

l 

3 

6.7 

22 

37 

11 

2.5 

7.7 

3.7 

.06 

.00 

9.5 

15 

15 

.00 

2.2 

.02 

131 

3 

227C01D 

Tap  on  System 

l 

2 

6.6 

26 

37 

11 

2.3 

7-0 

3.2 

.04 

.06 

11 

16 

8.7 

.00 

1.6 

3.3 

125 

3 

Pax  ton 

228-013 

Aanebumsklt  Pond,  Near 

Pump  Station 

l 

1  c% 
1U 

6.2 

14 

16 

5.3 

0.8 

13 

1.1 

.05 

.01 

3.8 

k 

15 

.01 

0.6 

2.6 

101 

2 

228-02S 

Spring  IV. hi  ii.  Tap  in  Pump 

Station 

l 

10 

6.0 

7 

16 

5.2 

0.8 

12 

1.5 

.07 

.05 

5.1 

1 

15 

.02 

0.8 

.15 

93 

1 

228-01 D 

Tap  on  System 

l 

12 

6.4 

11 

ll 

1.4 

0.8 

12 

1.4 

.09 

.03 

2.9 

2 

18 

.01 

0.4 

.18 

96 

2 

Peabody 

• 

229-01S 

Spring  Pond  near  Gatehouae 

l 

25 

7." 

21 

'•3 

10 

1.3 

25 

1.7 

.06 

.03 

0.7 

15 

4) 

.03 

0.3 

.00 

218 

3 

229-02S 

Suntaug  Lake  near  Oatehouse 

l 

32 

7.3 

21 

42 

11 

3.7 

29 

1.6 

.08 

.02 

1.1 

16 

44 

.02 

0.5 

.00 

215 

5 

229-04 S 

Winona  Pond  Rea.  -  Haw 

l 

15 

7.2 

21 

44 

10 

1.7 

17 

1.1 

.21 

.10 

2.0 

17 

31 

.06 

0.3 

.03 

179 

229-04P 

Winona  Pond  Rea.,  finished 

0 

3 

7.5 

28 

44 

9.6 

1.7 

29 

1.1 

.00 

.08 

2.2 

29 

25 

.03 

0.3 

.13 

230 

3 

229-01 D 

Tap  in  Water  Dept.  Off. 

1 

15 

7.3 

16 

13 

10 

1.2 

21 

1.7 

.22 

.05 

0.9 

16 

41 

.00 

0.6 

0.7 

216 

2 

5  a 


I 

Mxl  3  2  (Train£ 

>  y~  > 

Li  ter 

• 

e 

V) 
0) 

f-l 

City  or  Town 

X 

Source 

Turbidity 

Color 

Alkalinity 

10 
v> 
3 

i 

•H 
O 

Magnesium 

Sodium 

■H 
in 

U) 

nj 
jj 

O 

P. 

Iron 

<u 
in 

Silica 

1  Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

01 
4-> 

E 

Copper 

SDec.  Cond 
(Micromhos/ 

,  No.  of  Samr 

Pembroke 

251-010 

O.P.  Well  #1,  Tap  In  P.S. 
Hobomock 

2 

Q 

6.2 

24 

5.2 

1.9 

1.1 

0.5 

.12 

12 

9 

20 

.00 

0.7 

.03 

115 

3 

231-020 

O.P.  Well  1)2,  Center  St. 

0 

0 

6.5 

28 

21 

3.6 

1.9 

19 

0.8 

.17 

.06 

12 

6 

20 

.00 

0.9 

.03 

129 

3 

231-03G 

CP.  Well  #3,  School  St. 

0 

1 

6.6 

"« 
j1- 

25 

6.0 

2.4 

0.9 

.01 

.02 

11 

2 

20 

.00 

1.3 

.46 

153 

231-01D 

Tap  in  Town  Hall 

x 

8 

6.5 

25 

23 

6.1 

1.9 

19 

1.0 

.34 

.06 

11 

7 

19 

.00 

0.5 

.93 

139 

3 

Pepperell 

232-01G 

Tub.  *  G.P.  Wells,  Tap  in 
P.S.  No.  of  Bemis  Rd. 

0 

1 

6.2 

12 

19 

6.1 

0.8 

3.7 

6.6 

.02 

.04 

8.5 

6 

5.0 

.00 

0.1 

.02 

51 

3 

232-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.4 

20 

36 

12 

1.7 

5-3 

0.9 

.12 

.00 

8.4 

8 

6.3 

.00 

0.3 

.12 

80 

3 

Pittsfield 

236-OI3 

"Ashley  Reservoir,  Lower 

1 

27 

7.1 

34 

13 

9.3 

4.8 

0.9 

0.5 

.06 

.01 

2.9 

11 

2.0 

.01 

0.1 

.02 

97 

3 

236-02S 

>Parnham  Reservoir 

1 

7.0 

6 

13 

3.2 

1.0 

1.6 

0.4 

.15 

.08 

3.0 

10 

3.0 

.02 

0.1 

.00 

42 

3 

236-0 3s 

Reservoir  Ashley  Lake 

2 

14 

6.9 

10 

16 

3.6 

1.7 

0.9 

0.4 

.12 

.04 

0.9 

8 

2.0 

.0? 

0.1 

.01 

48 

3 

236-043 

Sackett  Brook  Reservoir 
near  Intake,  Upper 

1 

26 

7.3 

38 

42 

9.0 

'••5 

1.5 

0.5 

.07 

.02 

3-3 

9 

2.2 

.00 

0.1 

.00 

95 

3 

236-O6S 

Cleveland  Reservoir  near 
Intake 

1 

25 

7.3 

15 

21 

5.8 

1.6 

2.0 

0.7 

.11 

.03 

3.5 

10 

4.0 

.00 

0.1 

.01 

61 

3 

236-OlU 

Tap  in  Town,  City  Hall 

1 

18 

6.7 

11 

21 

5.8 

1.6 

2.0 

0.7 

.17 

.05 

3.t 

10 

5.3 

.00 

0.1 

.21 

63 

3 

Plainville 

238-010, 

O.P.  Well  ftl  off  Rte.  106 

0 

2 

6.0 

12 

26 

7 

1.8 

23 

1.5 

.03 

.21 

4.5 

14 

43 

.01 

1.3 

.04 

211 

3 

238-020 

G.P.  Well  ff2  off  George  St. 

1 

7 

6.0 

14 

24 

7.4 

2.0 

17 

0.7 

.29 

.35 

5.7 

12 

32 

.04 

0.3 

.01 

150 

3 

238-OID 

Tap  in  Town  Office 

1 

15 

6.6 

35 

30 

7.9 

2.5 

25 

0.8 

."5 

.32 

7.1 

6 

27 

.07 

0.4 

.35 

186 

3 

Plymouth 

239-013 

Little  South  Pond  near 
Outlet 

1 

6 

7.1 

4 

6 

1.7 

0.8 

5.7 

0.5 

.02 

.00 

0.5 

5 

8.7 

.00 

0.1 

.00 

43 

3 

1 

Mil ] [pram 

1.]  tor 

City  or  Town 

Source 

•rl 

h 

h 
i-i 

,q 
o 

:c 
p. 

A 

Hardness 

Calcium 

§ 

•rl 
tfl 
0) 

& 

•rl 

Potassium 

I 

<D 
U) 
0) 

§ 

9 
I 

5. 

3 

•H 

i-i 

•rl 

w. 

0) 
l-> 

m 

in 

<D 
T> 

& 

G 

•rl 

u 

8. 

c 
o 
o 

Soec.  Cond 
(MicromhoS' 

o 
o 

Plymouth 

2  )9-0i'S 

UI  C8L    JUU  Ui    ILIIHJ    llcnl     uu  i- 

let 

i 

7 

7-1 

M 

6 

1.7 

0.8 

5.7 

0.8 

.02 

.00 

0.8 

5 

7.7 

.00 

0.0 

.00 

'i? 

3 

2)9-010 

O.P.  Well,  Manomet. 

i 

6 

6.3 

8 

lit 

3.9 

1.9 

10 

0.9 

.20 

.07 

9.3 

6 

15. 

.00 

0.9 

.02 

8'i 

3 

2)9-020 

CP.  Well,  Lout  Pond 

14 

16 

6.3 

9 

8.7 

2.9 

1.0 

7.3 

0.6 

M 

.0'! 

10 

3 

10 

.01 

0.0 

.00 

57 

3 

2)9-0  50 

O.P.  Well,  Ship  Pond 

0 

3 

6.3 

8 

10 

2.8 

1.2 

7.7 

o.7 

.00 

.00 

11 

* 

11 

.00 

0.2 

.01 

61 

) 

c.  jy~ U**u 

w.t.     NCI  1  |    rtuci  •!    r  ui  imi.a 

Road 

0 

1 

6.2 

7 

1 1 

2.y 

l.k 

7.7 

n  f\ 
\j .  *i 

.00 

.01 

7.7 

11 

.00 

0.6 

.01 

61 

3 

239-01D 

T.^p  In  Town  Hall 

1 

6.3 

6 

7 

2.0 

0.9 

6.0 

0.5 

C5 

.01 

3.1 

1 

10 

.00 

0.0 

.O'l 

'•7 

3 

Plymouth  -  MCI 

^  X*  t%J  I 

w  .  r  .     well  Of    imv*  i    ri'i  ro  ti  jr 

Camp 

3 

13 

5.9 

6 

8 

1.1 

1.2 

6.0 

0.5 

.58 

.01 

5.7 

>i 

10 

.02 

0.0 

.10 

50 

? 

2)91»1D 

Tap  on  System 

2 

8 

5.9 

8 

8.0 

1.1 

6.0 

o.s 

.38 

.01 

5.6 

'i 

10 

.01 

0.0 

.11 

56 

3 

Plymouth-Cedarvi  He  Landing  Water  Assoc.,  Inc. 

2  59C01G 

CP.  Well  #1,  Pawtucket  Hd. 

65 

53 

6.0 

11 

18 

5.0 

1.2 

13 

0.9 

5.0 

.1U 

5.9 

9 

2>* 

.00 

0.1 

.0? 

111 

3 

259C020 

CP.  Well  ff2,  Pawtucket  Rd 

2 

7 

6.5 

18 

19 

'1.7 

1.9 

11 

0.8 

.15 

.0) 

8.2 

9 

18 

.00 

0.1 

.00 

07 

3 

259C01D 

Tap  on  System 

1 

0 

6.3 

23 

18 

5.2 

1.2 

12 

0.8 

.09 

.00 

8.0 

7 

18 

.00 

0.1 

1.6 

10) 

3 

Provincetown 

2^2-020 

Route  6 A 

0 

3 

6.2 

10 

66 

7.8 

11 

72 

2.5 

.03 

.30 

l.k 

0 

133 

.00 

0.5 

.03 

»t8) 

3 

2k  2-0  ya 

5  CP.  Welle,  So.  Hollow 
Sta. ,  North  Truro 

0 

3 

6.5 

7 

25. 

't.6 

3-3 

23 

1.2 

.03 

.00 

8.3 

2 

i»5 

.00 

0.2 

.05 

187 

3 

2*»2-01D 

Tap  Adams  Pharmacy  251* 
Commercial  Street 

0 

0 

6.3 

10 

'17 

6.2 

7-5 

«I0 

1.8 

•  O'l 

.10 

7.6 

0 

93 

.00 

O.'l 

.32 

330 

3 

Qulncy 

2'»>0in 

M DC-Tap  on  System 

1 

12 

6.8 

8 

15 

1.8 

0.7 

5.7 

0.8 

.18 

.02 

2.3 

7 

9.0 

.0? 

0.? 

.26 

65 

3 

fin 


City  or  Town 

1 

Source 

Turbidity 

Color 

Mill  iprsEHHS  per  I  titer* 

[j 

Si 

CO 

,  No.  of  Samples 

*? 

•r» 

si 

Hardness 

.  Calcium 

•H 
10 

1 

Sodium 

Potassium 

Iron 

CI) 

in 
01 

S 
1 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

■H 
J 

% 
f> 
I-1 
•H 

& 

Q- 
O 
O 

Randolph 

244-01S' 

Oreat  Pond  Raw  Water 

1 

23 

6.6 

16 

39 

9.3 

2.6 

24 

2.1 

.13 

.18 

1.6 

17 

39 

.02 

0.4 

.01 

202 

3 

244-01F 

Oreat  Pond  Finish  Water 

1 

12 

6.9 

26 

40 

9.7 

2.6 

29 

2.1 

.08 

.14 

1.6 

20 

42 

.00 

0.4 

.01 

224 

3 

244-01 G 

O.P.Well  #1  South  Street 

0 

2 

6.4 

53 

87 

18 

7.8 

20 

2.0 

,00 

.35 

11 

19 

31  • 

.02 

2.6 

.03 

255 

3 

244-04G 

Tubular  Welle  Donna  Road 

1 

6.3 

27 

DO 

•  I 

4.1 

1 1 
<  1 

1  C 
1  •  J 

47 

OK 

«7 

.00 

2.1 

.13 

225 

-» 

J 

244-01D 

Tap  in  Town  Hall 

* 
1 

? 

7.0 

26 

jy 

0  h 

2.6 

~*  1 

j' 

O  1 

.0 1 

.12 

1.0 

Ol 
cl 

,00 

M 

.•3 

239 

~K 

J 

244-02D 

Devine  School  N.  Randolph 

1 

7.1 

26 

yy 

?•  j 

2.6 

?Q 

t  .  1 

20 

.09 

1  6 

21 

42 

.00 

0.5 

.05 

237 

"* 

J 

Raynham 

245-010 

Caisson  Well  off  Johnson  St 

1 

10 

6.0 

1 1 

22 

6.3 

1.3 

10 

1.1 

.28 

.32 

7.1 

15 

16 

.00 

0.6 

.04 

112 

3 

2*15-020 

Caisson  Well  #2  off  Elm  St 

0 

1 

6.1 

18 

35. 

9.1 

2.7 

10 

1.2 

13 

.23 

8.4 

17 

18 

.01 

0.5 

.02 

130 

3 

245-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

5 

6.2 

21 

3* 

1 1 

1.7 

10 

1.2 

.17 

.13 

7.4 

14 

16 

.00 

0.6 

0.6 

125 

3 

2't5A010 

Tubular  WellB  King  *  Philip 

Streets 

0 

0 

5.9 

13 

20 

5.2 

1.7 

6.7 

0.5 

.00 

.01 

10 

10 

9.0 

.00 

0.8 

.01 

87 

3 

245A02G 

Oaisson  Well .First  St. 

0 

0 

5.7 

8 

36 

10 

2.6 

17 

2.1 

.00 

.31 

8.8 

23 

32 

.00 

4.2 

.01 

202 

3 

2't5A01D 

Tap  at  331  King  Philip  St. 

0 

2 

5.8 

11 

31 

10 

2.6 

21 

2.9 

.00 

.25 

8.7 

22 

31 

.00 

4.1 

0.7 

205 

3 

Reading 

2*16-010 

Combined  Wells  at  100  Acre 

Meadow  -  Raw  Water 

29 

180 

6.4 

30 

6*1 

20 

3.6 

40 

2.3 

13 

.50 

12. 

21 

61 

.31 

0.3 

.04 

^53 

3 

246-01 F 

Combined  Wells  at  100  Acre 

Meadow  -  Finished 

1 

39 

7.6 

70 

57 

17 

3.7 

130 

2.4 

.08 

.25 

6.4 

25 

100 

.22 

0.2 

.02 

573 

3 

246-02G 

G.P.  Well  /^l.Revay  Meadow 

1 

65 

6.4 

38 

112 

35 

6.0 

97 

3.8 

0.5 

.70 

11 

26 

146 

.13 

1.3 

.64 

607 

3 

246-04G 

G.P.  Well,  Town  Forest 

1 

2 

6.3 

22 

62 

17 

4.7 

13 

2.0 

.23 

.10 

12. 

23 

32 

.00 

0.0 

.00 

195 

3 

2*16-010 

Tap  in  Town  Hall 

1 

27 

7.1 

66 

58 

17 

3.7 

107 

2.5 

.09 

.07 

6.7 

19 

107 

.10 

0.3 

.69 

500 

3 

Revere 

248-01D 

Tap  in  City  Hall 

1 

20 

6.9 

9 

13 

4.0 

0.7 

6.0 

0.8 

.30 

.01 

2.9 

8 

7.0 

.04 

0.3 

.78 

62 

1 

()  1 


City  or  Town 

1 

Source 

Turbidity 

Color 

X 

M  1  1  1  1  ii  1    nil*      1  w  -1  ' 
ill  I  1  1  J  1  CM  IP  »    1  n  I 

1 .1  t"GP 

I 

1)  in 
c.  O 
0  .n 
0  d 

.  No.  of  Samples 

•H 

i 

n 
n 

0) 

! 

i 

•H 
0 

3 

% 

•cH 
M 

9 

& 

Ma 

§ 

■ri 

i 

§ 

•H 
in 
n 

ITJ 

»-» 
p 
fi. 

E 

M 

0> 

in 
<u 

5 

1 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

j 

01 

■d 

b 

•H 

u 

1 

0 

Rockland 

251-0 ID 

Ablngton-Rockl and  Joint 

Supply,  Tap  In  Rockland 

0 

8 

7.5 

50 

33 

7.6 

3.'» 

32 

1.8 

.01 

.21 

44 

.04 

0.1 

.00 

253 

J 

Rockport 

252-01 S 

Cape  Pond,  Raw  Water  from 

Tap  In  P.  S. 

48 

6.5 

'1 

15 

3.3 

1.5 

29 

1.0 

1.2 

.24 

2.7 

10 

44 

.04 

0.1 

.01 

177 

1 

252-01 P 

Final  Effluent,  Tap 

Filter  Plant  Cape  Pond 

1 

8 

7.9 

11 

30 

10 

1.5 

27 

l.l 

•  03 

.17 

2.3 

17 

48 

.00 

0.1 

.00 

224 

2 

252-02S 

Upper  Carlson's  Quarry 

Tap  in  P.  S. 

l 

2 

6.) 

12 

5.0 

1.1 

9.3 

o.9 

.07 

.07 

5-2 

9 

14 

.00 

0.1 

.00 

86 

3 

252-01 0 

Tub.  Wells,  Raw  Water  Tap, 

Mi  11 brook 

0 

2 

6.2 

10 

19 

'1.3 

1.9 

10 

1.0 

.O'l 

.07 

7.7 

11 

14 

.00 

0.3 

.00 

96 

3 

252-02P 

Tub.  Wells,  Millbrook 

Finished 

1 

9.0 

50 

17 

2.0 

10 

1.0 

.07 

•  O'l 

7  8 

18 

.00 

0.3 

.00 

152 

•» 
j 

252-01 D 

Tap  in  town  hall 

0 

J 

8.2 

13 

26 

8.3 

1.4 

16 

0.9 

.O'l 

.05 

12 

07 

.00 

0.1 

.01 

144 

j 

Rowley 

254-010 

Tub.  Wells,  Tap  in  P.S. 

Rts.  1A  &  13) 

2 

8 

7.2 

7) 

101 

32 

5-3 

21 

1.8 

.09 

.06 

7.1 

18 

48 

.00 

0.8 

.01 

327 

3 

25'1-02G 

0.  P.  Well  #1,  Haverhill  St 

,  1 

2 

6.7 

38 

58 

16 

'».5 

30 

2.0 

.03 

.00 

8.6 

14 

50 

.00 

1.0 

.02 

297 

3 

254 -01 D 

Tap  in  town  hall 

1 

3 

6.9 

5) 

23 

4.0 

32 

1.9 

.13 

.00 

9.3 

16 

55 

.00 

1.1 

.03 

327 

3 

South  Royal s ton, 

So.  Royal s ton  Improvement  Assoc. 

255-010 

Tubular  Well 

3 

12 

6.8 

51 

55 

19 

2.0 

11 

1.7 

•  55 

.'11 

13 

22 

6.0 

.12 

0.0 

.00 

185 

1 

Royal aton  S.  RI. 

A.  Ino. 

255-01 D 

Tap  on  System 

4 

w 

6.9 

49 

15 

2.6 

10 

1.8 

.82 

.52 

16 

15 

4.7 

.19 

0.0 

.00 

139 

3 

Russell 

256-013 

Dlack  Brook  Res.  before 

1 

28 

7.0 

8 

10 

2.5 

0.8 

1.7 

.29 

.05 

5.0 

3 

3-3 

.00 

0.0 

.02 

34 

2 

Filtration 

6  2 


> 

Mi  1  "1  i  nv^mc    rv^l'1    I  1  i~ f*Y~* 
rllXl  J-f'I  cUlfo    pel  IjJ-Lt-l 

City  or  Town 

X 

\ 

Source 

Turbidity 

Color 

i-i. 

| 
2 

10 

0) 

| 

.  Calcium 

w 

& 
I 

Sodium 

Potassium 

Iron 

u 

n 

0} 

I 

id 

0 

rH 
•H 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

"Z. 

<v 

$ 

•H 

Copper 

6 

■o  in 
C  O 

Sl 

0  0 

to  ^ 

,  No.  of  Samoles 

Russell 

256-01P 

Black  Brook  Res.  after  Fil. 

0 

18 

6.8 

11 

15 

1.2 

0  7 

V.  1 

.08 

.00 

4.8 

4 

7 

.00 

0.2 

.01 

44 

■» 

3 

256-01 G 

0.  P.  Well  #1  off  Rt  20 
Tap  in  P.  S. 

1 

0 

6.8 

42 

66 

16 

6.0 

5.7 

1.9 

.11 

.00 

10 

4 

21 

.00 

0.7 

.01 

160 

3 

256-01 D 

Tap  in  town 

0 

16 

7.2 

22 

32 

8.1 

2.9 

3.3 

1.1 

.l»i 

.00 

5.8 

5 

12 

.00 

0.3 

.10 

87 

3 

Rutland 

257-01S 

Musch6pauge  Pond  near  P.  S. 

1 

11 

7.0 

9 

17 

4  9 

0.9 

1.4 

.04 

.03 

0.9 

12 

8.0 

.01 

0.1 

07 

68 

it 

257-01D 

Tap  in  town  hall 

1 

8 

6.7 

9 

17 

5.2 

0.9 

5.0 

1.5 

.08 

.03 

*.5 

2 

5.7 

.00 

0.2 

.70 

69 

3 

Rutland,  Cool  Sandy 

Beaoh 

257A010 

Drilled  Well,  Tap  in  P.  S. 

1 

0 

7.8 

66 

56 

19 

2.2 

13 

3-0 

.00 

.07 

9.8 

17 

4.0 

.00 

0.0 

.00 

165 

1 

Rutland,  Cool  S.B. 

W.  Sup. 

257A01D 

Tap  on  System 

1 

0 

7.9 

65 

56 

19 

2.2 

13 

3-0 

.00 

.00 

10 

17 

3.0 

.00 

0.0 

.00 

180 

1 

Sal em- Beverly 

258-013 

Wenham  Lake  Filtration 
Plant,  Raw  Water 

1 

37 

6.9 

18 

44 

12 

3.2 

19 

1.3 

.12 

.11 

3.2 

19 

4o 

.03 

0.3 

.01 

188 

3 

258-01P 

Tap  in  Filter  Plant,  Wen- 
ham  Lake,  Pinal  Eff. 

1 

2 

7.0 

20 

57 

is 

3-2 

19 

1.3 

.01 

.01 

3.2 

24 

37 

.00 

0.3 

.00 

225 

3 

258-02S 

Longham  Res.  at  Ent.  to 
Wenham  Lake 

2 

70 

6.9 

11 

25 

6.7 

2.0 

14 

1.3 

.19 

.10 

6.9 

11 

23 

.04 

0.1 

.00 

128 

3 

258-0 )S 

Putnamvllle  Reservoir 

2 

50 

6.9 

12 

32 

8.8 

2.3 

12 

1.2 

.62 

.07 

1.7 

18 

23 

.04 

0.5 

.00 

139 

3 

258-01 D 

Tap  in  Salem  City  Hall 

1 

3 

7.0 

19 

55 

16 

3-2 

19 

1.3 

.06 

.02 

3.3 

25 

38 

.01 

0.2 

.07 

222 

3 

258-02D 

Tap  in  Beverly  City  Hall 

1 

* 

7.0 

21 

54 

16 

3.2 

19 

1.* 

.23 

.02 

3.2 

25 

37 

.00 

0.3 

.18 

225 

3 

Salisbury  Water  Co. 

259-0'lO 

0.  P.  Well  #b.  Tap  in  P.S. 
Main  Street 

0 

2 

6.5 

31 

63 

16 

5.1 

23 

1.9 

.02 

.00 

11 

27 

4o 

.00 

0.3 

.05 

273 

3 

259-05G 

G.  P.  Well  #6,  Tap  in  P.S. 

0 

3 

6.4 

30 

64 

17 

5-3 

38 

2.0 

.01 

.00 

11 

25 

68 

.00 

0.4 

.04 

}4o 

3 

6  3 


1 

Mi  1  1  1  rjT">  nil' 
III  1  1  1(1  'Hli. 

1 1  i  t  pp 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

b 

8 

3G 

•rt 

i 

1 

Hardness 

O 

3 

§ 

•H 
■ 
V 

I 

2. 

V) 

•H 

to 
in 
id 

0 
O 
ft. 

I 

H 
in 
9 

§ 
5 

1 

0 

3 

id 

•3 

CO 

Chloride 

m 

•H 

c 

■ 

•H 

8. 

8 

O 

6 

x)  in 

y 

in 
«' 

I 

O 

6 

Salisbury  Water  Co. 

Road 

259-060 

0.  P.  Well  in,  Mack  Snake 

1 

3 

7.2 

85 

156 

38 

15 

9.3 

3.9 

.12 

.05 

7.7 

89 

17 

.00 

0.3 

.01 

110 

3 

259-01 D 

Tap  on  System 

0 

2 

6.7 

58 

8? 

22 

6.5 

36 

2.3 

.06 

.01 

11 

51 

69 

.00 

0.5 

.25 

383 

3 

Salisbury,  Rings  I.W. 

Dlat. 

259A01D 

Tap  on  System 

0 

0 

6.8 

51 

112 

31 

8.6 

21 

2.9 

.00 

.01 

9.2 

18 

'18 

.00 

0.6 

.08 

loo 

1 

Sandwich 

261-O10 

2  0.  P.  Wells,  Tupper  Road 

1 

0 

6.6 

11 

22 

1.7 

2.1 

11 

0.9 

.11 

.00 

6.6 

8 

21 

.00 

0.8 

.01 

118 

3 

261-020 

G.  P.  Well  off  Rt  6A,  P.  S. 

1 

1 

6.6 

10 

23 

1.3 

2.2 

11 

0,6 

.09 

.00 

6.3 

5 

21 

.00 

0.1 

.02 

96 

3 

261-0)0 

0.  P.  Well  off  Rt  6A 
P.  S.  #2 

1 

2 

6.1 

1? 

22 

1.7 

2.3 

11 

0.6 

.22 

.00 

6. 'i 

5 

21 

.00 

0.3 

.02 

107 

3 

261-01D 

Tap  at  72  Tupper  Rd. 

0 

0 

6.5 

i* 

22 

6.5 

1.9 

11 

0.8 

.00 

.00 

6.5 

6 

23 

.00 

0.3 

.06 

117 

3 

Saugua 

262-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

2 

18 

6.5 

8 

1  "5 

3.9 

0.7 

5.7 

0.8 

•  31 

.01 

2.1 

8 

.05 

0.2 

.5'» 

67 

3 

Scl  tuate 

261 -01 S 

Old  Oaken  Bucket  Pond  Plant 
Raw 

1 

150 

6.6 

6 

21 

5.3 

2.6 

27 

1.1 

1.3 

.15 

1.8 

10 

16 

.03 

0.2 

.29 

178 

3 

261 -01 P 

Old  Oaken  Bucket  Pond,  Plan 
Pinl sh 

2 

15 

7.2 

17 

2) 

5.0 

2.6 

60 

1.1 

.07 

.17 

1.8 

36 

52 

.01 

0.2 

.01 

297 

3 

261-010 

Webster's  Meadow,  0.  P.  Wei 

0 

2 

6.6 

?6 

88 

17 

11 

53 

1.1 

.01 

.00 

16 

22 

93 

.00 

1.6 

.00 

380 

3 

261-02G 

Webster's  Meadow,  0.  P. 
Well  #11 

0 

3 

6.7 

50 

'•9 

10 

5.8 

19 

1.1 

.06 

.00 

17 

16 

11 

.00 

1.5 

.00 

191 

1 

261-0 30 

Steam's  Meadow,  G.  1'. 
Well  #1 

0 

50 

6.5 

20 

35 

6.5 

1.5 

15 

0.6 

.05 

.16 

11 

ll 

27 

.00 

0.2 

.05 

155 

1 

261 -OH 0 

Boston  Sand  &  Gravel 
0.  P.  Well  /,1»A 

0 

2 

6.6 

20 

1o 

8.2 

1.7 

26 

1.0 

.OH 

.00 

8.3 

16 

1»2 

.00 

0.9 

.01 

199 

1 

1 

Mill ifTcuns  per  loiter 

6 

in 

4) 

City  or  Town 

■ 

X 

Source 

crbidity 

b 
0 
<-\ 

•a 
1" 

(0 

in 
<U 

| 

•H 
O 

3 

1 

V) 
01 
r* 
& 

i 

Potassium 

f- 

I 

0) 

in 
m 

3 

d 

alfate 

iloride 

id 
| 

<u 
+J 
id 

p 

u 

& 

K 

>ec.  Cond 
licromhos/ 

Jl 

•m 
O 

a 

(A 

fj 

0 

(_) 

in 

O 

Scituate 

264-050 

Edison  Sta.  G.P.Weil  #19 

0 

0 

6.4 

26 

70 

14 

8.4 

28 

1.2 

.01 

.00 

16 

13 

66 

.00 

1.4 

.00 

288 

4 

264-110 

0.  P.  Well,  Barnes  Meadow 
#22 

f\ 
yj 

3 

6.5 

25 

53 

11 

6.4 

26 

0.8 

.01 

.00 

14 

lift 

HO 

.00 

1.1 

.01 

<:DU 

4 

264-01 D 

Tap  In  Town  Hall 

0 

4 

6.5 

29 

63 

14 

6.8 

30 

1.1 

.02 

.01 

15 

.00 

1.3 

.15 

4 

Seekonk 
265-010 

Tub.  Wells  off  Brown  Ave. 

0 

0 

6.9 

52 

76 

25 

3.1 

8.3 

1.1 

.00 

.00 

5.8 

25 

10 

.00 

1.7 

.00 

208 

3 

265-020 

0.  P.  Well  #1  off  Newman 
Avenue 

0 

5 

6.9 

61 

77 

25 

3-8 

17 

1.2 

.00 

0.8 

7.5 

20 

35 

.08 

1.2 

.03 

3 

265-050 

0.  P.  Well  #2,  Newman  Ave. 

10 

6.9 

78 

90 

27 

5-5 

23 

1.7 

1.1 

4.0 

9.8 

13 

51 

.87 

0.0 

.00 

l 

265-040 

0.  P.  Well  #3,  Newman  Ave. 

0 

2 

6.8 

*t5 

58 

11 

3.3 

11 

0.7 

.01 

.18 

4.2 

17 

15 

.00 

0.4 

.04 

180 

3 

265-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

2 

6.8 

50 

69 

21 

3-5 

15 

1.0 

.00 

.02 

6.0 

19 

22 

.02 

0.9 

.39 

218 

3 

Sharon 

266-020 

G.  P.  Well,  P. 3.  #3 
Famham  Road 

1 

10 

6.5 

31 

55 

14 

4.4 

14 

0.8 

0.4 

.32 

11 

1  £ 

O 

.01 

1.8 

.12 

1  lO 

3 

266-030 

0.  P.  Well,  P. 3.  #4 
Tree  Lane 

0 

0 

6.7 

46 

87 

21 

8.7 

27 

1.2 

.01 

.00 

11 

18 

47 

.00 

5.H 

.04 

319 

3 

266-040 

0.  P.  Well  P. 3.  #5 
Holly  Lane 

0 

2 

6.8 

32 

*3 

12 

3.0 

9.3 

0.7 

.03 

.00 

12 

9 

14 

.00 

0.7 

.24 

142 

3 

266-01 D 

Tap  In  Town  Hall 

1 

3 

6.6 

40 

71 

18 

6.3 

22 

1.0 

.16 

.11 

11 

18 

35 

.00 

3.3 

•  30 

24  0 

3 

Sheffield 

267-010 

Farm  House  Spring,  Direct 

0 

0 

6.6 

18 

23 

4.9 

2.6 

1.8 

1.5 

.00 

.00 

9.0 

10 

2.0 

.00 

0.4 

.00 

66 

3 

267-020 

Red  Rock  Spring,  Direct 

0 

0 

6.4 

12 

17 

3.8 

1.9 

1.1 

0.9 

.00 

.00 

6.4 

8 

2.3 

.00 

0.1 

.00 

52 

3 

267-0)0 

Smith  Spring,  Direct 

1 

0 

6.5 

17 

18 

3.9 

1.9 

1.2 

1.0 

.00 

.00 

6.1 

2 

3.0 

.00 

0.2 

.00 

47 

2 

267-040 

0.  P.  Well  off  Rt  7 

0 

0 

7.6 

1  tit 

1  oQ 

J  ?o 

27 

•  15 

3.0 

2.9 

.01 

.00 

P.  CI 

".9 

4 

2.3 

.00 

0.1 

•  00 

248 

3 

267-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

2 

7.4 

105 

94 

22 

11 

3.0 

2.6 

.00 

.00 

8.8 

5 

3.0 

.00 

0.0 

.05 

195 

2 

65 


Mill  ijTrfm: 

[tBT 

Idter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

h 

Q 

0 

EL 

•H 
•5 

i 

■ 

! 

■r| 
0 

O 

•H 

in 

4) 

£ 

3 

•H 

% 
OS 

% 

•H 
w 

W 

>d 

M 
O 
11. 

C 

P. 
►  1 

01 

n 
01 

s 

i 

?. 

0 

•H 
rH 
'A 

(T. 

01 

Id 

•3 
l/l 

Chloride 

10 

•A 

41 
♦J 
id 

■H 

b 

s. 

e 
0 
0 

6 
0  in 

c  0 
5  x- 

E 

in 

.  Mo.  of  Samples 

Shdburne 

Pnv    Rrnnk    Tntnkn    Rpflppvoi  r 

Direot 

0 

7.  3 

32 

36 

12 

1.1 

1.0 

0.6 

.01 

.00 

8.0 

8 

1.7 

.00 

0.7 

.00 

85 

3 

2oo-01 G 

.  well,   1  <ip  in  1 
North  Hiver  Valley 

1 

0 

6.8 

32 

23 

11 

1.3 

'1.0 

1.7 

.06 

.00 

9.0 

9 

.00 

0.  "> 

.08 

100 

268-01 D 

Tap  In  Distribution  System 

1 

7 

7.  3 

27 

31 

11 

0.9 

1.7 

0.6 

.05 

.00 

'1.6 

8 

2.0 

.00 

0.1 

.02 

77 

3 

Shirley 

270-010 

Dug  Well,  Tap  near  Pump 

1 

3 

ft.  8 

26 

7.5 

1.6 

12 

1.9 

.00 

aft 

7.3 

37 

16 

.01 

1.1 

.03 

168 

2 

270-02G 

G.P.  Well,  Tap  in  P.S. 

1 

5 

6.  ft 

17 

26 

7.8 

1.6 

10 

1.5 

.00 

.10 

7.3 

10 

15 

.00 

1.0 

.01 

lift 

2 

270-01 D 

Tap  in  Distribution  System 

1 

ii 

6.) 

18 

27 

8 

1.6 

10 

i.5 

.00 

.06 

7.0 

12 

15 

.00 

1.0 

.01 

116 

2 

Shirley,  Ind.  School 

270A01 0 

Tubular  We I J  s  1   lap  in  r.o. 
West  of  Old  Shirley  Hoad 

29 

'•7 

7.1 

58 

65 

18 

ft.8 

11 

1.6 

ft.l 

.33 

11 

10 

18 

.01 

0.0 

.05 

18? 

3 

270A01D 

Tap  in  Boiler  Room 

It 

23 

7.? 

55 

6'i 

17 

'1.8 

11 

1.6 

0.9 

.13 

11 

10 

18 

.00 

0.0 

.00 

181 

3 

Shrewsbury 

2/1-010 

G.P.  Well  ffl,   lap  in  r.3. 
South  Street 

0 

6.3 

27 

60 

19 

3.1 

19 

2.0 

.06 

.03 

8.2 

27 

28 

.00 

0.8 

l.ft 

20P 

2 

271-02G 

G.P.  Well  //ft.  Tap  in  P.S. 

0 

0 

6.2 

16 

no 

13 

2.1) 

1ft 

l.ft 

.00 

.00 

6.3 

23 

28 

.00 

0.8 

.i'i 

32' 

2 

271-03G 

G.P.  Well  ff2,    lap  in  r.b. 
Oak  St. 

1 

0 

6.2 

l'l 

"5 

10 

2.ft 

12 

1.5 

.00 

.00 

9.2 

28 

27 

.00 

1.5 

.05 

15^ 

1 

271-0'tO 

G.P.  Well  U\,  Lambert  Pit 

0 

0 

6.1 

30 

86 

27 

ft. 6 

21 

3.2 

.00 

.00 

8.5 

28 

'•2 

.00 

O.fl 

.35 

28' 

3 

271-050 

G.P.  Well  #2,  Lambert  Pit 

0 

1 

6.1 

35 

80 

2'l 

1.2 

29 

3-0 

.00 

.08 

8.9 

31 

62 

.00 

0.0 

l.S 

35f 

3 

271 -06G 

Sewell  St.  O.P.  Well 

1 

1 

6.2 

29 

66 

19 

3.  ft 

21 

2.2 

.00 

.06 

9.1 

33 

JO 

'  .00 

0.fJ 

ft.o 

8ft; 

3 

271-01D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.3 

27 

'12 

13 

2.2 

19 

2.1 

.02 

.02 

8.8 

32 

32 

.00 

0.8 

.21 

237 

3 

Somerset 

273-01S 

Treatment  Plant,  Raw 
Somerset  Re;.. 

1 

28 

6.8 

9 

20 

6.2 

1.2 

5.7 

1.0 

.12 

.05 

0.9 

16 

7.7 

.0'* 

0. ; 

83 

3 

66 


City  or  Town 

1 

\ 

Source 

Turbidity 

Color 

0. 

Milligrams  per  Liter 

Soec .  Cond 
(Micromhos /cm. ) 

,  Mo.  of  Samnles 

| 

•H 

si 

Hardness 

.  Calcium 

1 

Sodium 

Potassium 

Iron 

a 

(A 

§ 
J? 

<o 
0 

•H 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

II 

E 

c 
p 

•iH 

Copper 

Somerset 

27 3-0 IP 

Treatment  Plant,  Finish 

Somerset  Res. 

1 

0 

7.1 

8 

21 

6.2 

1.2 

1.0 

.03 

3.1 

9 

.03 

0.2 

.17 

103 

3 

27>0'lO 

O.P.  Well  #2,  Brook  Street 

III          L  i. 

uignton 

0 

0 

6.7 

32 

31 

8.8 

2.1 

17 

2.0 

.00 

.00 

7.5 

20 

6.3 

.00 

1.2 

.01 

1  ~vr 
*  7 1 

J 

Fire  Station,  County  Street 

1 

2 

7.0 

15 

'-J 

f  »u 

1.3 

1.2 

.07 

.03 

1.8 

21 

8.3 

.02 

0.4 

.06 

121 

3 

Somerville 

C.  f  t-Ul  u 

Tap  in  City  Hall 

1 
X 

1  ft 

6.6 

7 

19 

1.1 

0.7 

5.3 

0.8 

.28 

.01 

2.4 

8 

9.3 

•  05 

.02 

.11 

61 

3 

South  Hadley  Fire 

D. 

#1 

c.  f  j—\JLU 

Tap  on  System 

1 

3 

7.0 

7 

10. 

3.1 

0.5 

2.9 

0.5 

.07 

.01 

1.5 

6 

6.3 

.00 

0.0 

.02 

48 

3 

South  Hadley  Fire 

D.  #2 

275A01G 

Dug  Wells,  Tap  in  P.S.  near 

Lythis  Brook 

1 

3 

6.9 

25 

4o 

12 

2.3 

2.0 

0.1 

.07 

.02 

3.3 

19 

2.0 

.00 

0.1 

.00 

90 

1 

275A02G 

CP.  Well,  Tap  at  Well  off 

Rte.  57 

0 

0 

6.9 

'16 

61. 

20. 

3.5 

6.0 

0.5 

.00 

.00 

1.3 

22 

7.0 

.00 

0.6 

00 

144 

1 

OTc^  Aril  ri 

Tap  on  System 

0 

0 

6.9 

1)6' 

64. 

20. 

3.5 

6.0 

u.  5 

(\{\ 

.  uu 

.00 

4.1 

22 

1.0 

.00 

0.6 

1-5 

153 

1 

Southampton 

276-01G 

O.P.  Well,  Tap  at  Well 

07/;  ni  n 

near  Glendale  Hoad 

1 

9 

8.0 

26 

26 

9.9 

0.4 

2.7 

0.6 

.08 

.01 

8.5 

5 

3.7 

.00 

0.1 

•  55 

76 

Tap  in  Town  Hall 

1 

12 

7.5 

13 

12 

3.7 

0.6 

2.3 

0.4 

.07 

.01 

5.0 

5 

2.3 

.03 

0.1 

l.l 

42 

3 

Southbo rough 

MDC  P.S.,  Northboro  Rd. 

1 

8 

6.6 

5 

12. 

3.5 

0.7 

5-5 

0.8 

.04 

.01 

2.7 

9 

10. 

.05 

0.4 

.02 

64 

2 

Tap  in  Town  Hall 

0 

6 

6.7 

7 

12. 

3.5 

0.7 

5-3 

0.6 

.03 

.00 

2.1 

8 

11. 

.00 

0.1 

.02 

57 

3 

Southbridge  Water 

Co. 

278-013 

Hatchet  Brook  Res.  3  Dir. 

1 

28 

6.7 

5 

8 

1.9 

0.6 

2.0 

0.4 

.13 

.01 

3.1 

6 

3-0 

.04 

0.0 

.00 

30 

3 

278-02S 

Hatchet  Brook  Res.  4  Dir. 

1 

13 

6.6 

H 

8 

1.9 

0.6 

2.0 

0.3 

.11 

.01 

2.4 

6 

2.7 

.00 

0.0 

.00 

28 

3 

6  7 
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mil  1  j'r  <  uns  i.urr 
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0) 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

b 
O 

rH 

s 

X 
fx 

•5 
1 

0) 
U) 

i 
1 

■n 
O 

S 
u 

1 
1 

•d 

3 

•H 
in 
n 
id 

b 

c 

0 

r. 

M 

4) 
I 

u 

cd 

0 

•rl 
w-t 
•A 

V. 

0) 

<d 

in 

Chloride 

I 

(II 

4-> 
nj 

•H 

0. 

p 
Q 
C) 

Soec .  Cond 
(Micromhos. 

jj 

<H 
O 

6 

Southbrldge  Water 

Co. 

^?8-03S 

Hatchet  Brook  Res.  5,  Dir. 

l 

18 

6.2 

2 

6.) 

1.3 

0.6 

1.7 

0.3 

.O'l 

3.1 

5 

2.7 

.00 

0.0 

.02 

25 

5 

278-0'iS 

Cohasset  Brook  Reservoir 

1 

58 

6.  5 

6 

9.  5 

2.5 

0.6 

2.7 

O.'l 

0.6 

.11 

3-'» 

5 

5-0 

.00 

0.0 

.00 

36 

3 

278-01 D 

Tap  on  System 

1 

25 

6.0 

3 

8.0 

2.0 

0.6 

3.3 

O.'l 

.19 

.02 

3.  * 

6 

3.7 

.00 

0.0 

.09 

37 

3 

Southwlck 

279-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

3 

l.k 

11 . 

2.8 

1.0 

6.0 

0.6 

.10 

.00 

3.6 

6 

11. 

.0? 

0.1 

.20 

6'i 

1 

Spencer 

280-01S 

Shaw  Pond,  Tap  in  Town 
House 

1 

Ik 

6.1 

5 

6.7 

2.1 

0.3 

2.0 

0.6 

.27 

.01 

1.5 

N 

b.O 

.00 

0.( 

.IP 

51 

3 

280-010 

Cranberry  Brook  Well, 
Spencer 

0 

6.1 

9 

22 

6.0 

1.6 

7.5 

1.6 

.07 

.02 

9.3 

16 

11. 

.(X) 

1.0 

.00 

92 

280-01 D 

Tap  In  Town  House 

10 

6.5 

7. 3 

2.0 

0.5 

2.0 

0.5 

.32 

.01 

1.7 

3 

k.j 

.00 

0.1 

.0? 

31 

J 

Springfield 

281-013 
281-01P 

Ludlow  Reservoir,  Haw 
^  Ludlow  Res.  after  Pilt. 

\ 

28 
18 

6.9 
6.8 

13 
8 

15 
15 

3.8 

3.9 

1.2 
1.2 

5.2 
5.3 

0.9 
0.9 

.10 
.17 

.03 
.01 

1.9 
2.0 

9 
8 

9.0 
11 

.00 
.00 

O.f 
0.1 

.0? 
.O'j 

10( 
10) 

3 
3 

28l -02S 

% 

Cobble  Mountain  Res., 
Surface  at  Dam 

22 

6.8 

6 

12 

2.8 

1.0 

6.2 

0.6 

.10 

.02 

3.'< 

7 

10 

.00 

o.r 

.0? 

H8 

3 

281-02P 

West  Parish  Pilters,  Pin. 

J 

8 

7.7 

11 

17 

1.0 

0.5 

.08 

.02 

3.5 

8 

10 

.00 

0.1 

.0? 

io<; 

281-01 D 

Tap  in  City  Hall 

0 

3 

6.8 

7 

12 

2.8 

1.0 

5.7 

0.5 

.08 

.01 

3.5 

6 

10 

.00 

0.1 

0.6 

Ok 

3 

Sterling 

282-01G 

G.P.  Well,  Tannery  Brk.  ft 
Rte.  12 

1 

l'< 

6.5 

23 

'11 

111 

1.6 

15 

2.5 

.07 

.03 

6.9 

20 

?u 

.00 

O.'l 

.0? 

167 

3 

282-020 

Tub.  Wells,  Tannery  Brk. 
ft  Rte.  12 

0 

2 

6.'i 

20 

IS 

J  J 

12. 

1  ."t 

?  7 

.o't 

.00 

6.7 

18 

lfl 

.01 

O.'l 

.01 

IV 

3 

282-01D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

13 

6.0 

51 

30 

13 

1.0 

Ik. 

1.9 

.02 

.01 

11 

13 

ik 

.Of) 

.O'l 

ly 

3 

1 

City  or  Town  Source 

Color 

(X, 

Mi lli  prams  ner 

Liter 

Spec.  Cond 
(Micromhos/cm. ) 

,  Mo.  of  Samoles 

Hardness 

•H 
O 

•H 

in 

0) 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 
V) 

g 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Copper 

Stockbridge 

28>01S                      Lake  Averic 

1 

30 

7.5 

48 

52 

14 

4.0 

l.o 

0.5 

.12 

.02 

3.1 

11 

1.0 

.00 

0.0 

.77 

106 

1 

28>01D                       Tap  on  System 

0 

3 

7.1 

61 

16 

5.0 

1.0 

0.4 

.03 

.00 

2.2 

11 

2.0 

.00 

0.0 

.25 

122 

1 

Stockbridge,  Hill  Water  Co. 

283A01D                       Tap  in  Town 

1 

0 

7.2 

44 

44 

10 

4.2 

1.0 

1.2 

.15 

.01 

3.9 

12 

4.0 

.00 

0.0 

.00 

114 

1 

Stockbridge,  Mahkeenac  Water  Wka.  Corp. 

283BOIG                       Deep  Tubular  Well 

0 

3 

7.1 

105 

127 

33 

10. 

2.3 

1.5 

.02 

.00 

6.0 

10 

6.7 

.00 

0.2 

.01 

219 

3 

28}B02G                       Developed  Spring,  Direct 

0 

2 

7.4 

138 

156 

43 

12. 

2.5 

1.3 

.01 

.00 

5.5 

13 

5.0 

.00 

0.3 

.02 

260 

2 

283BOID                       Tap  on  System 

0 

1 

7.3 

11*1 

123 

33 

10 

2.3 

1.5 

.01 

.00 

6.4 

11 

5.0 

.00 

0.2 

.00 

218 

j 

Stockbridge,  Wheatleigh  Water  Co. 

285C01G                       Drilled  Well 

0 

8 

7.1 

141 

161 

»5 

12 

2.0 

1.4 

.02 

.00 

3.6 

13 

5.0 

.00 

0.3 

.00 

270 

1 

283C01D                       Tap  on  System 

0 

3 

7-5 

39 

166 

'17 

12 

2.0 

1.4 

.00 

.00 

4.4 

13 

5.0 

.00 

0.3 

.00 

270 

1 

S  toneham 

284-01D                       Tap  in  Town  Hall 

2 

22 

6.8 

9 

16 

5.0 

1.1 

7.7 

0.7 

.13 

.03 

2.1 

8 

12. 

.02 

0.1 

.17 

71 

3 

Stoughton 

285-010                       Tub.  Wells,  Tap  in  P.S., 

Harris  Pond  Station 

0 

0 

6.4 

19 

4l 

11 

3-6 

17 

0.9 

.00 

.00 

11 

13 

26 

.00 

3.6 

.05 

175 

3 

285-02G                       G.P.  Well,  Pennell  Site, 

West  Street 

1 

2 

6.3 

25 

33 

8.0 

3.0 

8.3 

0.7 

.03 

.31 

14 

11 

13 

.01 

0.7 

.06 

115 

3 

285-030                       O.p.  Well,  McNamara  Site 

0 

3 

6.1 

16 

2ii 

6.3 

2.0 

7.0 

0.7 

.02 

.06 

10 

11 

13. 

.00 

0.2 

.03 

89 

3 

285-O'lG                       G.P.  Well,  Gurney  St. 

0 

3 

6.2 

15 

26 

7.0 

2.2 

16 

1.2 

.03 

.00 

9.5 

10 

23 

.01 

0.8 

.05 

141 

3 

285-05G                      Collecting  Gallery,  Tap  in 

P.S.,  Muddy  Pond  Station 

0 

1 

5-9 

7 

25 

7.0 

1.8 

15. 

1.0 

.07 

.03 

8.8 

12 

23 

.00 

3.3 

.08 

133 

3 

285-01D                       Tap  in  Town  Hall 

1 

2 

6.2 

19 

35 

10. 

3.1 

14. 

1.0 

.13 

.03 

10 

12 

23 

.00 

2.5 

.54 

156 

3 

6Q 


1 

M  i  1 1  i  frviniF 

oer 
>  * 

Liter 

B 

a! 

City  or  Town 

SoUTX?6 

Turbidity 

h 

in 
in 

0) 

i 

•H 
O 

W 

V 

% 

•H 
in 
m. 
16 

O 

a. 

c 

<u 
in 
<u 

i 
1 

3 

•H 

<u 
♦-» 
id 
Mh 

Chloride 

•H 

ID 

4-> 

9) 

(1 

P. 

:.  Cond 
rromhos/ 

1 

0 

8 

p. 

1 

6. 

i 

P 

H 
1-1 

r-K 

ts> 

d 
to 

fj 

•H 

P 
Q 

g| 

O 

Stow,  Juniper  Hill  W.  Co. 

286-010 

Drilled  Well,  Tap  in  P.S. 

10 

55 

6.5 

?6 

16. 

3.0 

1.9 

30. 

2.5 

2.0 

.10 

13. 

23 

20. 

.00 

0.0 

.00 

175 

1 

Sturbridge 

287-01 G 

O.P.  Well  #2,  Tap  in  P.S. 

it 

22 

6.2 

1 3 

93 

25 

7.1 

23 

2.0 

2.3 

.09 

id* 

I 

R7 

.01 

0.1 

•  O'l 

5  50 

3 

287-020 

G.  P.  Well  ffl,  Tap  in  P.S. 

0 

2 

6.2 

2») 

it  it 

12 

3-2 

16 

2.5 

2.0 

.22 

12 

1 

33 

.oh 

0.5 

.02 

180 

3 

287 -01 D 

Tap  in  Town  Hall 

3 

3 

6.2 

20 

60 

17 

It  >■ 

t.H 

18 

2.5 

1.3 

•19 

lc 

h 

t5 

.01 

O.'l 

•  3d 

213 

2 

Sudbury 

288-020' 

G.  P.  Well  #2,  Raymond  Rd. 

l 

3 

7.2 

65 

92 

27 

5.9 

31 

2.7 

.01 

.01 

10 

28 

0)1 

.00 

0.1 

.07 

267 

3 

288-030 

0.  P.  Well  #3,  Pratt'B 
Mill  Pond 

0 

0 

6.7 

27 

35 

11 

2.2 

27 

2.0 

.00 

.i'» 

9.5 

1M 

30 

.01 

2.6 

.18 

202 

3 

288-o'to 

0.  P.  Well  ffk.  Warren  Rd. 

0 

1 

6.9 

52 

72 

21 

4.6 

15 

.00 

1  1 

1  7 

26 

.00 

3.3 

.07 

2'l7 

3 

288-050 

0.  P.  Well  #5,  Rt  117 

1 

3 

7.1 

68 

8>t 

25 

"».3 

9 

0  it 

•  13 

.02 

1  1 
1  1 

■51 

20 

.00 

1.3 

.18 

255 

} 

288-010 

Tap  inTown  Hall 

1 

2 

7.'i 

72 

92 

20 

5.2 

15 

2.'l 

.08 

.00 

11 

21 

25 

.00 

1.5 

.05 

278 

3 

Sunderland  W.  0. 

289-01G 

G.  P.  Well,  Saw  Mill, 
Brook  Reaervolr 

9 

6.9 

37 

*3 

l't 

2.0 

2.7 

O.  3 

•  1  ( 

.00 

f  •  3 

1  < 

ij 

5.7 

.00 

0.0 

.00 

110 

3 

289-020 

G.  P.  Well  off  Rt  116 

5 

11 

7.0 

26 

35 

12 

1.3 

5.0 

0.5 

•23 

.00 

5.5 

12 

12 

.00 

0.2 

.00 

111 

J 

289-01 D 

Tap  in  Town 

0 

8 

6.9 

36 

•16 

16 

1.1 

*»•) 

o.*» 

.02 

.00 

6.6 

13 

9.0 

.00 

0.2 

.21 

\2h 

3 

Sutton,  Wllk.  W.  U. 

290-0)0 

G.  P.  Well  at  KiBh  Hatchery 

0 

1 

6.7 

18 

23 

6.7 

L't 

5.0 

l.'l 

.01 

.00 

a 
0 

5.3 

.00 

0.6 

•  O'l 

75 

3 

290-01 D 

Tap  on  System 

0 

l 

6.6 

19 

2'l 

7.1 

L't 

5.0 

1.5 

.00 

.00 

8.3 

9 

1.3 

.00 

O.O 

.37 

77 

3 

Sutton,  Manchaug  W.  D. 

290A010 

0.  P.  Well  ffl.  No.  of 
Manchaug  Vill. 

1 

5 

6.*t 

8 

l't 

li  r- 

0.7 

15 

1.0 

.20 

.07 

'1.8 

8 

25 

O  O 

12*t 

1 

Swampscott 

M.D.C.  SUPPLY,  Tap  Townllall 

1 

13 

6.7 

7 

l't 

'1.2 

0.6 

5.0 

0.9 

.08 

.01 

2.7 

7 

7 

.  Uu 

0  0 

62 

70 


! 

Milliprcuns  per  l-iiter 

City  or  Town 

X 

s 

Source 

Turbidity 

Color 

% 

Alkalinity 

Hardness 

.  Calcium 

•H 
M 
0) 

Sodium 

Potassium 

Iron 

a> 
in 
a) 

g 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

rd 
•H 

Nitrate  N 

Copper 

6 

-  ^ 

x)  in 
C  0 

is 

1  No.  of  Samples 

Swansea 

292-010 

Field 

0.  P.  Well  01,  Mldwood 

5 

25 

6.2 

16 

30 

9.0 

1.7 

7.5 

0.5 

.58 

.46 

12 

16 

6.5 

.02 

0.3 

.09 

103 

2 

292-060 

0.  P.  Well  #2,  Midwood  Plel 

1  17 

118 

6.2 

20 

40 

12 

2.2 

8 

1.3 

8.2 

2.1 

9.3 

19 

13 

.06 

0.1 

.03 

135 

3 

292-070 

G.  P.  Well  #3,  Mldwood  Fid. 

0 

30 

6.1 

16 

29 

9-3 

1.5 

0.0 

0.6 

1.0 

0.9 

9.7 

15 

9.0 

.20 

0.1 

.06 

112 

2 

292-020 

0.  P.  Well  #4  4  5,  Maker  Fl 

1  0 

0 

6.2 

12 

51 

15 

3-1 

13 

2.5 

.00 

.03 

9.3 

19 

21 

.00 

2.7 

.04 

187 

3 

292-040 

G.  P.  Well  #7  Plant  Near 
Maker  Field,  Raw 

9 

10 

6.3 

19 

47 

13 

3.3 

10 

1.8 

.80 

.11 

12 

25 

27 

.00 

0.6 

.02 

185 

1 

292-04P 

0.  P.  Well  ff7.  Plant  Near 
Maker,  Finish 

1 

0 

6.6 

26 

55 

13 

5.3 

13 

1.8 

.00 

.11 

12 

30 

33 

.00 

0.6 

.OQ 

200 

1 

292-050 

G.  P.  Well  #6,  Vinnicum  Rd. 

0 

3 

6.3 

17 

48 

15 

2.8 

12 

1.1 

.07 

.07 

10 

18 

24 

.00 

1.1 

.03 

172 

3 

292-08G 

Tub.  Wells,  Dillon  Ln. 

1 

20 

6.1 

8 

35 

10 

2.5 

5.0 

0.5 

.05 

.05 

9.1 

22 

6.0 

.00 

0.2 

.07 

102 

1 

292-01 D 

Tap  in  Town 

1 

1 

6.2 

17 

50 

15 

3.0 

11 

1.9 

.07 

.07 

10 

25 

21 

.00 

1.6 

.12 

180 

3 

Taunton 

295-01 S 

Assawompsett  Pond 

1 

18 

6.6 

5 

12 

2.5 

1.1 

10 

0.9 

.10 

.03 

1.5 

8 

15 

.02 

0.0 

.01 

78 

2 

295-02S 

Elder' 0  Pond 

1 

20 

6.6 

6 

12. 

2.5 

1.1 

fi.5 

0.9 

.03 

.03 

0.7 

8 

15 

.01 

0.1 

.02 

74 

2 

293-01 D 

Tap  in  City  Hall 

2 

11 

6.0 

5 

11 

2.5 

1.1 

8 

0.8 

.17 

.03 

0.7 

8 

15 

.02 

0.0 

.10 

76 

2 

?93A010(Dever  Sen.) 

0.  P.  Well  #1 

0 

2 

6.2 

17 

49 

14 

3.5 

9 

2.8 

.04 

•  05 

12 

22 

13 

.20 

5.8 

.02 

173 

3 

Taunton,  Dever  School 

293A02G 

0.  P.  Well  #2 

0 

2 

6.2 

17 

56 

14 

•1.7 

9.0 

3.8 

.04 

•  07 

12 

23 

13 

.39 

7.8 

.01 

197 

3 

293A030 

G.  P.  Well  #3 

0 

1 

6.2 

15 

23 

6.6 

2.3 

12 

2.5 

.09 

.05 

12 

21 

13 

.00 

1.7 

.00 

343 

3 

293A01D 

Tap  in  Admin.  Bldg. 

0 

0 

6.2 

15 

53 

14 

t-3 

9 

3.6 

.05 

.06 

12 

22 

14 

.16 

7.1 

.00 

183 

3 

Taunton,  Taunton  Supply 

293B01D 

Tap  in  Hospital 

1 

11 

6.5 

3 

12 

3.1 

1.0 

8.0 

0.8 

.29 

.03 

0.8 

8 

17 

.01 

0.0 

.18 

79 

2 

Temple ton 

29'l-01G 

0.  P.  Well,  Otter  Riv.  Rd. 

0 

0 

6.2 

15 

13 

3.8 

0.7 

8.7 

1.0 

.01 

.00 

9.t 

5 

5.7 

.00 

1.0 

2.1 

79 

3 

7  1 


1 

nil  1 « (  1  ttiii. »  1  *  1   i*i  ivi 

6 

Ul 
4) 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

h 

cS 

Ul 
Ul 
0) 

1 

G 

3 

•H 
O 

3 

•H 
V) 
4) 

& 

| 

•H 

Ul 
U) 

id 

b 
a. 

c 

s 

o> 

in 

g 

1 

3 

•H 

d 

ir 

Sulfate 

Chloride 

■H 

g 

■rl 

(< 

& 

0 
0 

Spec.  Cond 
(Micromhos/ 

jj 

•1  < 

O 

O 

Tempi a  ton 

29l-0'lG 

0.  P.  Well,  Trout  Brk. 
South  of  Otter  River 

0 

0 

6.5 

18 

30 

10 

0.9 

10 

1 .2 

.03 

.01 

9.1 

5 

20 

.01 

0.7 

.55 

121 

3 

291-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

0 

6.5 

17 

30 

10 

1.1 

11 

1.3 

.03 

.01 

9.8 

6 

21 

.01 

0.7 

.82 

127 

3 

29'I-02D 

Tap  in  Elem.  School 

0 

6.5 

20 

23 

7.9 

0.7 

10 

1.1 

.01 

.00 

10 

6 

I} 

.00 

0.8 

1.0 

103 

3 

Tewkabury 

295-*)  1G 

0.  P.  Well  #1 

1 

28 

6.3 

ii 

35 

10 

2.2 

23 

1.9 

0.8 

.31 

11 

Ik 

39 

.17 

1.2 

.12 

175 

2 

295-020 

0.   P.  Well  #2,  Easement  Rd. 

100 

6.2 

19 

39 

11 

2.7 

25 

2.1 

1.8 

.18 

8.5 

18 

'11 

.36 

1.1 

.05 

180 

1 

29^-0)0 

0.  P.  Well  #3,  Chandler  Rd. 

1 

10 

6.0 

12 

'17 

l'l 

2.8 

30 

2.5 

.•»} 

.1') 

10 

15 

56 

.07 

2.3 

.08 

228 

2 

295-0'lQ 

0.  P.  Well  #1,  Chandler  Rd. 

?8 

6.1 

16 

27 

7.7 

1.7 

17 

1.9 

1.0 

.36 

13 

13 

25 

.09 

O.ll 

.00 

135 

2 

295-050 

G .  P.  Well  #5,  Chandler  Rd. 

1 

2 

6.1 

12 

36 

11 

2.2 

20 

1.3 

.03 

.O't 

11 

10 

3'' 

.00 

3.2 

.03 

150 

2 

295-060 

0.  P.  Well  #6,  Tap  in  P.S. 
Court  St. 

20 

6.0 

13 

*55 

10 

2.1 

20 

1.2 

.03 

1.2 

7.9 

11 

'12 

.02 

0.7 

.08 

160 

1 

295-07G 

G.  P.  Well  #7,  Court  St. 

60 

6.3 

'16 

61) 

19 

k.O 

15 

1.2 

.50 

.50 

3.3 

.18 

0.1 

.05 

1 

295-080 

0.  P.  Well  #8,  Tap  in  P.  3. 
Poplar  Road 

1 

8 

6.1 

11 

32 

8 

2.9 

30 

2.0 

.03 

.03 

11 

20 

'(6 

.01 

2.6 

.09 

223 

2 

295-09G 

0.  P.  Well  #9,  Poplar  Rd. 

13 

6.1 

10 

'»3 

11 

3.9 

26 

2.5 

.01 

.10 

13 

26 

'l'l 

.01 

2.3 

.07 

2'I0 

2 

295-10G 

0.  P.  Well  #10,  Poplar  Rd. 

10 

5.8 

7 

87 

10 

15 

20 

1.6 

2.5 

2.2 

29 

1''3 

37 

.07 

0.2 

.08 

I50 

1 

295-110 

0.  P.  Well  #11,  Poplar  Rd. 

0 

6.1 

26 

75 

18 

7-5 

16 

2.3 

.00 

.O'l 

13 

60 

26 

.00 

1.2 

.01 

275 

2 

295-120 

0.  P.  Well  #12,  South  St. 

13 

25 

6.1 

17 

*7 

7.0 

7.0 

12 

2.5 

2.5 

.80 

20 

80 

30 

.02 

0.1 

.05 

280 

1 

295-130 

0.  P.  Well'  #13 

5 

6.'i 

18 

'•2 

13 

2.5 

2'l 

2.1 

.o'» 

.32 

13 

17 

36 

.O'l 

2.1 

.01 

195 

2 

295-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

2 

10 

6.3 

13 

'12 

13 

2.6 

22 

1.9 

.11 

•  O'l 

12 

17 

38 

.00 

1.7 

.06 

193 

2 

Tewkabury  State.  Hospital 

295*010 

Old  Tub.  Well  Field,  East 

0 

3 

6.1 

l'l 

52 

15 

3.7 

2'l 

1.0 

.11 

.09 

10 

1 

'10 

.00 

3.5 

.08 

195 

3 

295A03G 

0.  P.  Well,  Maple  A  Eaat  St 

.  0 

2 

6.0 

19 

7't 

21 

5.2 

32 

5.0 

.08 

.08 

11 

32 

59 

.00 

5.2 

0.9 

327 

3 

1 

City  or  Town 

N 

\ 

Source 

Turbidity 

Color 

Mi  1 1  i  PTvini*" 

1   11111)1  t-UII-~ 

per 

Liter 

g 

TJ  in 
C  O 

0  £ 
0  ^ 

0  0 
|g 

,  Mo.  of  Samoles 

Alkalinity 

Hardness 

.  Calcium 

•a 
to 

& 

Sodium 

Potassium 

Iron 

U 

in 

i 

w 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Copper 

Tewkabury,  Tewka.  State 

Hoapital 

295A01D 

Tap  In  Admin.  Bldg. 

0 

1 

6.1 

11 

'12 

12 

2.8 

18 

3.3 

.07 

.04 

10 

1 

33 

.00 

2.3 

.33 

195 

3 

Tisbury 

296-01G 

0.  P.  Wftll  fl,  Edgartown  Rd 

1 

3 

6.6 

13 

7.0 

1.5 

0.8 

8.0 

0.5 

.01 

.01 

8.6 

2 

11 

.00 

0.0 

.03 

60 

1 

296-020 

0.  P.  Well  #2,  W.  Spring  St 

.  1 

3 

6.6 

10 

7 

1.5 

0.7 

7.5 

0.5 

.10 

.03 

9.0 

1 

11 

.00 

0.0 

.03 

52 

2 

296-03G 

Taahmoo  Spring 

1 

3 

6.3 

10 

10 

2.0 

1.3 

10 

0.6 

.02 

.00 

7.'i 

4 

15 

.00 

0.1 

.02 

71* 

2 

296-01 D 

Tap  in  Town 

1 

k 

6.4 

11 

7.0 

1.5 

0.8 

8.0 

0.6 

.02 

.02 

10 

2 

11 

.00 

0.0 

.12 

55 

2 

Topsf ield 

298-010 

Tub.  Wella,  Pump  House  Ln. 

1 

2 

6.7 

37 

60 

17 

k.6 

12 

1".0 

.01 

.00 

8.5 

18 

18 

.00 

2.7 

.03 

185 

2 

298-02G 

Tub.  Wella,  Perkina  Row 

0 

2 

7.1 

72 

93 

26 

6.6 

11 

1.0 

.00 

.00 

8.2 

16 

22 

.00 

1.3 

.01 

230 

2 

298-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.9 

69 

86 

25 

5.7 

11 

1.0 

.00 

.00 

8.6 

17 

20 

.00 

1.0 

.03 

225 

2 

Topafield,  Wylde  Wood  W 

W. 

298A01G 

Grav.  Dev.  Well 

1 

7 

7.1 

81 

104 

29 

7.7 

10 

1.3 

.04 

.00 

10 

20 

22 

.00 

1.3 

.01 

235 

2 

298A01D 

Tap  on  System 

0 

0 

7.2 

79 

105 

30 

7.3 

13 

1.2 

.05 

.00 

10 

19 

23 

.00 

1.6 

.00 

225 

1 

Townaend 

299-010 

Tub.  Wella,  Willard  Brook 

at  Rt.  119 

0 

0 

6.2 

10 

9 

2.6 

0.5 

5-3 

0.7 

.00 

.00 

7.8 

2 

7.3 

.00 

o.4 

.08 

48 

3 

299-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

2 

6.1 

10 

12 

3.0 

0.5 

5-3 

n  P 
U.  0 

.07 

.01 

T  ft 
7.H 

2 

7.3 

•  00 

1  n 
.19 

50 

3 

Townsend,  Witcheo  Brook 

Water  Co. 

299A010 

0.  P.  Well 

0 

0 

6.6 

11 

17 

5-5 

0.6 

4.0 

1.5 

.00 

.00 

8.4 

4 

9.0 

.00 

0.3 

.00 

68 

1 

299A01D 

Tap  on  System 

0 

0 

6.8 

15 

15 

5.0 

0.5 

3.0 

1.0 

.00 

.00 

9.6 

4 

2.0 

.00 

0.3 

.00 

45 

l 

Upton 

303-010 

Tub.  Wells,  West  R.  4 

Glen  Ave. 

0 

3 

6.2 

111 

30 

8.9 

1.8 

10 

1.7 

.02 

.00 

10 

15 

23 

.00 

1.0 

.08 

125 

3 

303-OlD 

Tap  in  Town  Hall 

0 

2 

6.2 

15 

32 

10 

1.7 

10 

1.6 

.00 

.00 

9.1 

16 

16 

.00 

0.9 

1.3 

131 

3 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

YA\  111  rmimc      rwi*»     1    1  fop 

rii  1 1  Lprams     "  »*•  i"' 

6 

•a  in 

J 

8  si 
1/1 

U1 

II 

1 

O 
O 

1 
A 

3 

in 
in 
01 

! 

a 

•H 
O 

O 

1/1 

I 

(Tl 

3 

n 
id 
O 

D. 

c 

P 

HI 

in 

H 
1 

•H 
rH 

Sulfate 

II 

*o 

•H 
O 

•3 
6 

•H 
c 

1 

u 

8. 
p 

Q 
O 

Uxbridge 

)Ol»-010 

O.P.  Well  H\ 

0 

2 

6.2 

15 

22 

6.5 

1.3 

11 

1.5 

.08 

.52 

7.1 

1 

18 

.O'l 

0.5 

.10 

105 

k 

50*1-020 

O.P.  Well  #2 

0 

5 

6.2 

16 

50 

8.8 

1.9 

12 

2.0 

.07 

.21! 

8.9 

0 

20 

.02 

1.3 

.11 

151 

3 

3011-0  .JO 

O.P.  Well  #3 

0 

0 

6.1 

13 

22 

6.»i 

l.t 

l'l 

1.5 

.03 

.21 

7.8 

0 

20 

.01 

1.0 

.11 

116 

2 

JOli-OlD 

Tap  on  System 

0 

j 

6.1 

16 

25 

7.1 

1.5 

13 

1.6 

.13 

.21 

7.7 

1 

19 

.01 

1.1 

1.8 

126 

3 

Wakefield 

JO5-013 

Crystal  Lake,  Haw 

2 

28 

7.0 

?'l 

53 

15 

3-8 

28 

2.0 

.10 

.05 

1.8 

18 

'18 

.01 

0.  3 

.00 

250 

5 

50»l-01r* 

CryBtal  Lake,  Finished 

1 

23 

6.9 

25 

55 

15. 

3.8 

28 

3.3 

.50 

.07 

2.0 

18 

48 

.02 

O.'l 

.02 

251 

505-02G 

Dug  Well,  Bay  State  Rd. 

0 

5 

6.6 

65 

IHO 

55 

111 

'»5 

3.0 

.05 

.O'l 

11 

22 

81 

.00 

'i.O 

.06 

'160 

3 

505-01 D 

Tap  in  Pub.  Wks  Dldg. 

1 

8 

6.9 

10 

?8 

8 

1.8 

13 

1.3 

.17 

.02 

1.6 

11 

25 

.02 

0.1 

.08 

139 

3 

Walpole 

507-010 

Tubular  Wells,  Washington 

Street 

1Q 

6.3 

27 

50 

13 

M 

20 

0.7 

•  75 

.3'» 

11 

12 

'10 

.05 

1.9 

2.2 

7.17 

3 

507-02G 

G.P.  Well  #1,  Mine  Brook 

Robbins  Road 

5 

27 

6.2 

52 

57 

9 

3.1 

13. 

0.7 

.85 

1.2 

11 

5 

21 

.O'l 

0.9 

2.7 

157 

3 

507-O'iG 

G.P.  Well  1)2,  Mine  Brook 

3 

27 

6.5 

?6 

58 

10 

3.3 

19 

0.7 

1.1 

.23 

11 

6 

31 

.00 

0.7 

0.5 

165 

3 

307-03G 

G.P.  Well  #5,  Sch.  Mead.  Hk 

6 

30 

6.3 

25 

38 

10 

2.6 

12 

0.7 

1.0 

.17 

10 

9 

28 

.03 

0.3 

1.0 

1^7 

3 

W7-060 

G.P.  Well  //2,  Sch.  Mend.  Bk 

8 

25 

6.5 

25 

13 

11 

3.5 

58 

1 .2 

O.'l 

.58 

10 

12 

90 

.05 

0.9 

1.5 

357 

5 

507-OlD 

Tap  in  Town  Hall 

2 

9 

6.5 

29 

'•5 

12 

M 

36 

1.1 

.07 

.12 

10 

12 

55 

.00 

l.'i 

2.5 

265 

5 

Wal  t.ham 

508-01 D 

Tap  In  City  Mall 

1 

7 

6.5 

7 

15 

3.8 

0.7 

5 

0.7 

.05 

.00 

2.0 

8 

9 

.15 

o.l 

.11 

60 

2 

Ware 

509-010 

Driven  Wells  near  Muddy  Rk 

1 

2 

6.I1 

25 

35 

10 

2.3 

7.7 

2.0 

.06 

.00 

9.3 

15 

11 

.00 

1.5 

.03 

118 

5 

509-02G 

G.P.  Well,  Tap  in  Snow's 

Pond  Pump  Station 

0 

2 

6.5 

23 

35. 

10. 

2.3 

7.3 

1.9 

•  O'l 

.00 

9.1 

13 

11 

.00 

1.5 

.03 

115 

3 

7  4 


1 

Millirrams  per  Liter 

City  or  Town 

■ 

Source 

Turbidity 

Color 

•H 

Hardness 

•rH 
O 

3 

Magnesium 

Sodium 

Potassium 

Iron 

<u 

in 

HI 

bt 

i 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

<d 

•iH 

s 

Nitrate  N 

Copper 

SDec.  Cond 
(Micromhos/cm. 

,  No.  of  Sanroles 

Ware 

509-01 D 

Tap  in  Town  Mall 

l 

4 

8.7 

92 

-a  )■ 

34 

10. 

2.2 

ii  )• 
It 

2.0 

.07 

.00 

9.4 

13 

11 

.00 

1.4 

.03 

324 

3 

Warehara  Fire  District 

310-01G 

O.p.  Well  #\  at  Maple 
Springs,  Tap  in  P.S. 

1 

4 

6.4 

8 

7.7 

1.6 

0.8 

5.7 

0.5 

.07 

.01 

4.0 

3 

7.3 

.00 

0.1 

.01 

45 

3 

310-02G 

G.P.  Well  //2  at  Maple 
Springs,  Tap  in  P.S. 

0 

1 

6.2 

7 

6.3 

1.3 

0.8 

5.7 

0.5 

.04 

.00 

3.<» 

3 

8.0 

.00 

0.1 

.01 

44 

3 

310-050 

G.P.  Well  #3,  Maple  Spr. 

2 

11 

6.1 

9 

7.0 

1.4 

0.8 

5.2 

0.5 

•  35 

.03 

5.3 

3 

6.7 

.00 

0.0 

0.5 

44 

3 

310-04G 

G.P.  Well  #4,  Maple  Spr. 

0 

1 

6.1 

6 

6.3 

1.3 

0.7 

4.9 

0.5 

.02 

.01 

4.9 

4 

4.0 

.00 

0.0 

0.5 

40 

3 

310-01 D 

Tap  in  District  Office 

0 

3 

6.1 

11 

8.0 

1.8 

0.8 

5.2 

0.5 

.05 

.03 

5.2 

3 

5.3 

.00 

0.0 

2.4 

49 

3 

Wareham,  Onset  Fire 

District 

310A01S 

Jonathan  Pond,  Tap  in  P.S. 

1 

2 

6.8 

4 

7 

0.9 

0.9 

5.7 

0.6 

.00 

.00 

2.2 

6 

7.3 

.01 

0.0 

.00 

46 

3 

310A02G 

Red  Brook  Rd.,  O.P.  Wellj^ 

0 

5 

6.4 

18 

12 

2.1 

1.8 

14 

0.7 

.01 

.01 

6.2 

4 

9.3 

.00 

1.9 

.01 

88 

3 

310A01D 

Tap  in  District  Office 

1 

3 

6.6 

12 

7 

1.0 

1.0 

11. 

0.6 

.09 

.00 

3-1 

4 

8.3 

.00 

0.5 

.21 

64 

3 

Warren 

311-01G 

Tub.  Wells,  Comins  Pond 

0 

1 

6.4 

11 

in 

3.2 

1.3 

4.0 

1.1 

.00 

.00 

8.3 

5 

7.0 

.00 

0.3 

.05 

53 

3 

311-01D 

Tap  on  System 

1 

1 

6.5 

13 

ik 

1.3 

4.0 

1.1 

.03 

.01 

7.8 

4 

5.7 

.00 

0.3 

.10 

53 

3 

Warren,  West  Warren 

W.D. 

311A01G 

Dug  Well  #1,  Brimfield  Rd. 

1 

9 

6.3 

17 

*7 

9.5 

5.7 

68 

2.2 

.52 

.32 

13 

13 

65 

.01 

0.3 

.01 

322 

3 

311A02G 

Dug  Well  1/2,  Brimfield  Rd. 

2 

13 

6.3 

49 

162 

38 

16.' 

85 

3.8 

.38 

.''5 

14 

4 

213 

.06 

0.0 

.05 

667 

3 

311A01D 

Tap  in  Village 

0 

4 

6.0 

13 

80 

20 

10 

58 

3.0 

0.9 

.48 

13 

0 

135 

.00 

0.3 

.37 

457 

3 

Watertown 

314-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

14 

6.6 

6 

14 

4.2 

0.7 

6.7 

0.7 

17 

.00 

2.2 

7 

10. 

.10 

0.2 

.09 

64 

3 

Wayland 

315-010 

G.P.  Wells  fll&2,  Baldwin  Pc 

1 

3 

6.6 

58 

93 

27 

6.1 

10 

2.6 

.12 

.24 

12 

37 

20 

.00 

0.5 

.05 

255 

3 

V  15 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

% 
0. 

Ml  1  1  1  itr<  »ln« 

ni  1 1 1 1  1  oiiu 

per 

I  ji  ter 

6 

U  Ul 
V  0 

851 

CO  ' 

l/l 
H> 

Jl 

'1 1 

0 

0 

Hardness 

.  Calcium 

Ul 

B 

B 

Potassium 

Iron 

u 

1/1 

0) 

i 
1 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

U 

'■litrate  N 

& 

0 

Wayland 

315-060 

Baldwin  Pond 

0 

l 

6.6 

'12 

96 

30 

5-3 

10 

1.7 

.00 

.08 

12 

27 

20 

.00 

7  1 

.00 

258 

3 

315-020 

0.  P.  Well  #1,  Campbell  Rd. 

0 

0 

6.5 

26 

59 

lo 

4.6 

7.0 

2.0 

.00 

.20 

13 

34 

15 

.00 

0.9 

.00 

200 

1 

315-0>0 

0.  P.  Well  #1,  Happy  Hollow 

0 

1 

6.5 

57 

77 

?2 

5.3 

17 

1.7 

.00 

.00 

8.9 

21 

33 

.00 

3.6 

.01 

228 

3 

315-O'tO 

G.  P.  Well  f/2,  Happy  Hollow 

0 

1 

6.6 

39 

85 

24 

6.0 

21 

M 

.00 

.00 

11 

21 

44 

.00 

4.2 

.02 

288 

3 

315-050 

0.  P.  Well  #1,  Meadowvlew 

Road 

0 

1 

6.7 

*<3 

Oil 

20 

4.1 

12 

2.0 

.00 

.03 

13 

21 

23 

.00 

1.6 

.00 

198 

3 

315-01D 

Tap  In  Town  Hall 

0 

2 

6.7 

50 

84 

25 

5.'' 

13 

2.3 

.00 

.04 

12 

30 

27 

.00 

2.6 

.14 

247 

3 

Webater 

316-010 

G.  P.  Well,  Webater  Lake 

0 

4 

6.5 

25 

28 

9.1 

1.1 

10 

1.6 

.07 

.10 

11 

6 

13 

.02 

0.2 

.17 

105 

3 

316-020 

Tub.  Wells,  Tap  in  P.  S. 

Webster  Lake 

\ 

6.5 

23 

1.4 

9-0 

1  7 

.08 

.10 

7  P 

q 

y 

16 

.03 

0.4 

.01 

109 

3 

316-030 

Blgelow  Road  Well 

0 

2 

6.5 

30 

14 

1.7 

10 

2  0 

•  u  ? 

.03 

1  £ 

1 1 

1  n 
j  1 

.00 

1  il 

.07 

132 

3 

31 6-01 D 

Tap  In  Town  Hall 

0 

0 

6.5 

22 

29 

q 

y 

1.4 

8.7 

1 .6 

.  u 

.06 

7  1 

q 

14 

.00 

0.4 

.85 

109 

3 

Wei  leal ey  Town 

317-020 

2  Dug  Wells,  Wellealey  Ave. 

0 

5 

6.7 

35 

77 

21 

5.8 

25 

1.4 

.04 

.58 

12 

21 

52 

.00 

1.3 

.18 

290 

2 

317-030 

2  0.  P.  Wells,  Moraea  Pond 

1 

10 

6.6 

1)6 

92 

27 

6.0 

1)0 

2.2 

.20 

.30 

9.4 

19 

69 

.05 

0.7 

.06 

370 

1 

317-0'tQ 

0.  P.  Well,  Roaemary  Brook 

0 

3 

6.7 

30 

77 

21 

6.0 

20 

1.3 

.00 

•52 

13 

22 

47 

.00 

1.6 

.18 

280 

1 

317-050 

0.  P.  Well,  Longfellow  St. 

0 

0 

6.5 

46 

80 

22 

6.0 

30 

1.8 

.00 

.00 

9.5 

7 

53 

.00 

0.7 

.35 

310 

1 

317-060 

0.  P.  Well,  T.  Coughlln 

0 

0 

6.5 

'16 

80 

22 

6.0 

4o 

1.5 

.10 

.75 

11 

0 

61 

.01 

0.8 

.00 

330 

1 

317-01 D 

Tap,  Public  Work a  Bldg. 

0 

't 

6.7 

'12 

86 

20 

6 

33 

1.5 

.08 

.51 

12 

8 

59 

.00 

1.1 

.06 

330 

2 

Welleeley  College 

317A010 

Tubular  Wella,  Direct 

0 

0 

6.3 

25 

,56 

17 

3.5 

29 

1.4 

.00 

.00 

10 

24 

45 

.00 

1.4 

.03 

250 

3 

317A01D 

Tap  in  Admin.  Bldg. 

0 

0 

6.3 

23 

55 

16 

3-5 

29 

1.4 

.0? 

.00 

10 

23 

44 

.00 

1.4 

30 

257 

3 

Wenham 

320-010 

G.  P.  Well  ffl 

1 

3 

7.2 

83 

117 

33 

8.8 

13 

2.0 

.00 

.00 

19 

27 

26 

.00 

1.5 

.01 

293 

2 
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City  or  Town 

1 

X 

Source 

Turbidity 

Color 

33 

a. 

Milligrams  per  Liter 

SDec .  Cond 
(Micromhos/cm. ) 

,  No.  of  Samnles  , 

Alkalinity 

Hardness 

.  Calcium 

Magnesium 

Sodium 

Potassium 

Iron 

<u 

§ 

tl- 

1 

n> 

(j 

•H 
1— i 

•r4 

IT. 

Sulfate 

Chloride 

•  Nitrate  N 

u 

0 

0 

Wenham 

320-020 

0.  P.  Well  #2 

1 

3 

7.8 

114 

l4l 

4o 

10 

13 

3.0 

.00 

.20 

'  •  J 

30 

26 

.00 

1.1 

.01 

330 

1 

West  Boy  la  ton 

321-01G 

Oakdale  0.   P.  Well,  Tap  In 

Pump  Station 

0 

0 

6.5 

21 

34 

12 

1.3 

10 

1.8 

.00 

.00 

7.9 

11 

19 

.00 

1.0 

.02 

129 

2 

321-020 

G.  P.  Well  ff2,  Lee  St.  & 

Maiden  Brook 

1 

35 

6.3 

23 

40 

13 

1.8 

8.0 

1.8 

1.3 

.05 

11 

20 

13 

.00 

0.1 

.00 

136 

1 

321-03G 

G.  P.  Well  #3,  I.ee  St.  & 

Maiden  Brook 

0 

15 

6.3 

16 

36 

11 

1.9 

19 

2.0 

.33 

.04 

9.8 

16 

34 

.00 

1.1 

.06 

175 

2 

321 -04o 

0.  P.  Well  #4,  Lee  St.  & 

Maiden  Brook 

0 

0 

6.4 

18 

45 

2.9 

12 

1.1 

.00 

.00 

8.6 

17 

2S 

.00 

1.2 

.00 

1S7 

2 

321-050 

Pleasant  Valley  Well  #1 

0 

0 

6.4 

13 

23 

7.5 

1.0 

10 

1.0 

.00 

.00 

6.7 

11 

lo 

.00 

0.0 

.01 

100 

2 

321 -01 D 

Tap  on  System,  High  Service 

0 

2 

6.5 

?2 

47 

15 

2.4 

13 

1.5 

.00 

.02 

8.5 

16 

26 

.00 

1.1 

.22 

165 

2 

321-02D 

Tap  on  System,  Low  Service 

2 

29 

6.6 

22 

32 

11 

1.0 

10 

1.8 

.03 

.00 

6.9 

11 

17 

.00 

0.5 

.16 

118 

2 

West  Bridgewater(322-0ia)Tjb.  Wells,  Cyr  St. 

1 

7 

6.0 

9 

43 

11 

3.6 

18 

2.2 

.37 

.11 

11 

22 

28 

.00 

2.9 

.12 

195 

3 

322-020 

0.  P.  Well,  Norman  Ave. 

0 

0 

5.8 

8 

39 

10 

3.4 

17 

1.3 

.48 

.17 

11 

7 

24 

.01 

1.7 

.03 

178 

3 

322-030 

0.  P.  Well,  Rtes  106  k  24 

0 

3 

6.4 

33 

69 

20 

4.8 

30 

1.5 

.05 

1.1 

13 

1 

53 

.03 

0.4 

.01 

283 

3 

322-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.2 

15 

48 

13 

3.7 

20 

1.6 

•  31 

.14 

12 

22 

31 

.00 

1.4 

.28 

202 

3 

West  Brookfield 

323-020 

0.  P.  Well  near  Wichaboag 

Pond  A  Rt  9 

13 

1(2 

6.6 

16 

21 

6.8 

1.7 

6.7 

1.8 

1.5 

1.2 

11 

12 

10 

.08 

0.1 

.40 

97 

3 

323-030 

12"  Driven  Well,  Ware  Rd. 

Off  Old  Warren  Road 

2 

12 

6.3 

15 

33 

8.3 

2.8 

10 

1.4 

.36 

.27 

13 

13 

17 

.01 

0.7 

.22 

111 

3 

32>01  D 

Tap  in  Town  Hall 

2 

5 

6.3 

17 

34 

8.8 

2.9 

10 

1.3 

.20 

.22 

13 

14 

19 

.01 

0.9 

.07 

129 

3 

West  Newbury 

324-01D 

Tap  in  Fire  Station 

2 

8 

6.8 

50 

68 

20 

4.3 

7.3 

1.4 

.16 

.03 

12 

22 

10 

.00 

0.3 

.42 

175 

3 

7  7 


City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

M  i  1 1 1  frviinf 

per 

I,i  ter 

1 

-U  in 
C  O 
O  G 

1 '  U 

in 
V 

r-l 

1 

l». 

O 

O 

I 

in 
in 
u 

I 

•H 
O 

•H 

in 

ft) 

& 
I 

•H 

§ 

§ 

•H 
in 
in 
m 
■j 

P 
cv. 

c 

8 

M 

ft) 

in 
ft) 

g 

s 

•H 

v. 

ft) 
S 

_ 1 

3 

IS) 

ft) 

■O 

•H 

y> 

0 

§ 

a) 

•H 

%. 

q 

West  Springfield 

323-01 S 

Bear  Hole  Brook  Res. Raw  Wat 

.  2 

27 

6.9 

'10 

n 

1.2 

9.0 

0.1 

.09 

.03 

6.6 

11 

18 

.01 

0.0 

.03 

150 

3 

325-01 P 

Bear  Hole  Brook  Res.Kinishe 

1  0 

16 

7.1 

36 

19 

13 

3-8 

8.3 

0.5 

.02 

.00 

6.8 

11 

15 

.03 

0.0 

.01 

11  5 

3 

125-020 

G.  P.  Wpll  #2,  SoUthwiek 

0 

0 

7.2 

16 

81 

29 

2.1 

6 

0.6 

.01 

.00 

8.5 

18 

n 

.05 

5.1 

.01 

200 

3 

325-030 

G.  P.  Well  #3,  Southwlck 

0 

0 

7-»i 

50 

83 

30 

2.1 

6.0 

0.8 

.00 

.00 

8.2 

15 

13 

.03 

1.5 

.02 

203 

3 

325-OlG 

0.  P.  Well  #1,  Southwlck 

0 

0 

7.6 

'16 

68 

21 

2.0 

5.0 

0.6 

.00 

.00 

9.0 

10 

10 

.00 

3-1 

.12 

170 

1 

325-01 D 

Tap  in  Town 

1 

3 

7.5 

i)6 

66 

22 

2.6 

6.7 

0.6 

.07 

.01 

7.7 

11 

13 

.00 

5.0 

.12 

176 

3 

West  Stocktirldge 

326-01 S 

East  Mountain  Res.,  Direct 

0 

6 

6.9 

l«i 

25 

8.1 

0.8 

1.1 

0.5 

.03 

.00 

6.0 

ll 

5.0 

.00 

0.0 

.0? 

63 

3 

326-010 

Sartori  Spring,  Direct 

0 

1 

7.3 

ll9 

'«3 

11 

1.3 

0.9 

.00 

.00 

3.8 

11 

5.3 

.00 

0.0 

.00 

280 

3 

326-0  5G 

Sartori  Quarry,  Tap 

0 

3 

7.9 

161 

■ 

173 

'16 

15 

1.0 

0.1 

0.1 

.01 

2.6 

11 

3.5 

.01 

0.0 

.00 

515 

2 

326-OlG 

New  Spring,  Direct 

0 

0 

7.9 

10 

13 

H.l 

0.7 

1.0 

0.1 

.02 

.00 

1.0 

9 

1.7 

.no 

0.0 

.02 

39 

3 

326-01 D 

Tap  in  Town 

0 

5 

7.8 

17* 

199 

55 

15 

1.2 

o.l 

.00 

.00 

3.0 

11 

1.0 

.00 

0.0 

.00 

300 

1 

Westbo rough 

328-0 IS 

Sandra  Pond,  Tap 

1 

X 

0 

6.2 

6 

21. 

6.0 

1.5 

35. 

1.2 

.19 

.03 

3.8 

9 

56 

.05 

0.1 

.10 

200 

l 

328-OlG 

G.P.  Well,  Tap  In  P.S., 

Hopkinton  Road 

0 

0 

6.1 

15 

'•3- 

12. 

3.2 

20. 

2.3 

.00 

.00 

9.1 

18 

32. 

.02 

1.6 

.00 

185 

l 

328-02G 

G.P.  Well  #2,  Morse  St. 

0 

0 

6.0 

13 

28 

8.0 

2.0 

18. 

1.5 

.00 

.00 

7.9 

11 

26. 

.00 

1.0 

.00 

110 

l 

328-03G 

Andrews  Well  fl\t  Nourse  St. 

0 

0 

6.2 

20 

31. 

9.5 

1.6 

8.3 

0.9 

.05 

.05 

11 

ll 

9.0 

.00 

1.1 

.05 

101 

l 

528-OlG 

Andrews  Well  If2,  Nourse  St. 

0 

12 

6.5 

51 

61 

20 

2.7 

7.0 

2.5 

.31 

.20 

10. 

22 

7.0 

.28 

0.1 

.00 

160 

l 

328-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.2 

17 

31. 

8.8 

2.2 

17. 

1.5 

.00 

.01 

8.2 

ll 

26. 

.00 

1.0 

1.7 

150 

l 

Westfield 

329-01G 

O.P.  Well  H\  off  So. 

Holyoke  Road 

0 

0 

6.9 

59 

76 

27 

2.2 

8.0 

0.5 

.00 

.00 

6.7 

18 

16 

.00 

2.0 

.00 

200 

l 

329-02G 

G.P.  Well  #2,  off  Union  St. 

0 

0 

6.7 

52 

13 

13 

2.1 

5.8 

0.5 

.00 

.00 

11 

10 

10 

.00 

0.7 

.01 

126 

2 

78 


1 

Mi  lliframr 

per 

Liter 

V) 

1) 

rH 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

(X 

Alkalinity 

Hardness 

•H 
O 

Magnesium 

Sodium 

Potassium 

Iron 

<u 

V) 

II 

g 

bt 
1 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

•z. 

I 

•rH 

Copper 

SDec.  Cond 
(MicromhosA 

1 

O 
O 

Westfield 

329-030 

O.P.  Well  #3,  Shaker  Road 

2 

7 

7.0 

5<» 

71 

24 

2.4 

6.8 

0.5 

0.4 

.01 

10 

20 

12 

.00 

1.9 

.02 

183 

3 

329-O'tG 

CP.  Well  #4,  Shaker  Road 

0 

1 

7.2 

48 

68 

23 

2.4 

7.7 

0.6 

.01 

.00 

10 

14 

16 

.00 

1.5 

.00 

180 

3 

329-050 

G.P.  Well  #5,  No  West  Rd. 

0 

2 

6.9 

12 

16 

4.0 

1.4 

4.0 

0.8 

.04 

.02 

7.6 

5 

6 

.00 

0.1 

.00 

150 

3 

329-06G 

G.P.  Well  #1,  Holyoke  Rd. 

0 

0 

6.9 

38 

51* 

16 

3-3 

11 

0.7 

.02 

.00 

10. 

15 

20 

.01 

1.5 

.00 

173 

2 

329-01D 

Tap  in  City  Hall 

0 

0 

6.9 

4l 

57. 

17. 

3.5 

12. 

0.5 

.00 

.00 

12. 

23 

.00 

1.6 

.20 

170 

1 

329-02S 

Granville  Res.,  Sur.  at  Dan 

1 

15 

6.6 

5 

8 

1.9 

0.7 

2.6 

0.4 

.10 

.04 

5.7 

6 

3-0 

.01 

0.0 

.01 

31 

2 

329-0 3s 

Tekoa  Res  near  Gatehouse 

0 

40 

6.4 

5 

6 

1.5 

0.5 

2.5 

0.4 

•  15 

.00 

5.6 

5 

4.0 

.00 

0.0 

.00 

30 

1 

329-O'lS 

Sackett  Res  near  Gatehouse 

1 

15 

6.5 

9 

10. 

2.8 

0.7 

3.2 

0.5 

.25 

.05 

5.9 

5 

4.0 

.00 

0.0 

.00 

40 

1 

Westfield  Hospital 

329A010 

Tub.  Wells,  Tap  in  P.S. 
before  Treatment 

1 

5 

6.6 

55 

93 

25 

7.5 

13 

0.9 

.09 

.00 

11 

26 

28 

.00 

2.6 

.01 

268 

3 

329A01D 

Tap  in  A dm.  Building 

1 

5 

6.9 

59 

95 

25 

7.7 

13 

0.9 

.11 

0.7 

10 

25 

27 

.02 

2.5 

.00 

270 

3 

Westford 

330-010 

Tubular  Wells,  Tap  in 
Westford  P.S. 

1 

9 

6.4 

20 

4o 

13 

1.7 

15. 

1.3 

.08 

.03 

10 

6 

33 

.00 

0.7 

.17 

161 

2 

330-02G 

O.P.  Well  at  Brookside  P.S. 
#2,  Nutting  Rd. 

X 

J  J 

6.3 

14 

0  *> 

ij 

i  0 

AO 

.22 

1U 

Q 

.01 

1.1 

•  u  ? 

1  f\C\ 
lUv 

2 

330-030 

Depot  Rd.  Well,  O.P.  Well 

0 

0 

6.3 

22 

33 

11 

1.6 

17 

1.7 

.01 

.04 

10 

8 

31 

.00 

0.9 

.01 

157 

3 

330-o4g 

O.P.  Well,  Cemetery  Road 

2 

4 

6.2 

18 

41 

13 

2.2 

13 

1.6 

.22 

.32 

9.7 

8 

29 

.00 

1.2 

.08 

157 

2 

330-05G 

O.P.  Well#5,  Foree  Vil.  Rd. 

1 

7 

6.4 

24 

44 

14 

2.3 

11. 

1.9 

.46 

.39 

12 

3 

28 

.02 

0.1 

.00 

151 

3 

330-oiD 

Tap  in  Town  Hall 

1 

1 

6.4 

22 

44 

14 

2.3 

11 

1.9 

.20 

.26 

13 

3 

29 

.00 

0.2 

.01 

151 

3 

Westhampton 

-331-01S 

Mountain  Brook  Reservoir 

0 

16 

6.6 

10 

14 

4.2 

0.8 

1.6 

0.3 

.02 

.00 

7.4 

4 

2.7 

.00 

0.0 

.00 

40 

3 

331-01 D 

Tap  on  System 

0 

12 

6.7 

13 

14 

*.3 

0.8 

2.4 

0.4 

.05 

.00 

7.6 

5 

2.5 

.00 

0.0 

.03 

42 

3 

7  9 


M  i  1  1  i  (i  rviin* 
1  ij  1  1  i/  i  chip 

1  - 1 

lii  ter 

- 

8 

5 

rH 

City  or  Town 

Source 

t 

•r 

.5 

less 

i 

■H 

in 

1! 

§ 

•H 
10 

01 
CO 
0) 

i 
I 

Silica 

Sulfate 

o> 
•0 

•H 

m 

•H 

z 

0) 

n) 

•ri 

U 

Cond 

Mn 
O 

O 
*  * 

Turbi 

Cola 

& 

I 
1 

.  Calc: 

i 

Pota: 

Iron 

Chlor 

& 
P 
Q 

5  2: 
in  ^ 

Ueatininsler 

- 

3 32-0 IS 

Meetinghouse  Pond,  Tap  In 
Town 

1 

10 

6.4 

5 

12 

3.5 

0.6 

8.3 

0.8 

.oi* 

.02 

4.5 

8 

12 

.00 

0.0 

.02 

67 

3 

■332-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

8 

6.5 

5 

12 

3.7 

0.6 

8.4 

0.7 

.0'! 

.02 

1.6 

8 

11 

.00 

0.0 

.12 

65 

5 

Weston 

333-O'lG 

G.  P.  Well,  nt.  128, 
Pltigerald 

0 

15 

6.3 

5 

11 

3.2 

0.7 

5.1 

0.7 

.02 

.02 

2.5 

8 

10 

.02 

0.1 

.03 

50 

1 

333-0 IP 

M.D.C.  Wellesley  St.  P.  S. 

0 

3 

6.0 

5 

13 

3.8 

0.7 

5.8 

0.7 

.03 

.01 

2.9 

8 

10 

.00 

0.1 

.10 

59 

3 

333-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

2 

23 

6.1 

7 

12 

3.6 

0.7 

5.8 

0.7 

.'»7 

.03 

2.6 

6 

10 

.00 

0.1 

.16 

57 

3 

Weaton  College 

333B010 

Deep  Tubular  Well 

0 

2 

6.8 

56 

75 

23 

'•.5 

7.7 

1.2 

.04 

.00 

10 

19 

15 

.00 

0.6 

.06 

188 

3 

333B01D 

Tap  in  Adm.  Dldg. 

1 

3 

7.0 

51 

72 

21 

4.6 

7.6 

1.1 

.04 

.00 

11 

20 

14 

.00 

0.6 

.03 

187 

3 

Weatport,  Acoaxet 

33J»A01Q 

Dug  Wella,  Direct 

0 

0 

6.1 

15 

'11 

10 

3.8 

12 

3.0 

.00 

.02 

7.0 

12 

19 

.00 

5.1 

.30 

165 

1 

334A01D 

Tap  onSyatem 

0 

1 

6.1 

16 

38 

9.5 

3.1 

12 

3.0 

.04 

.01 

6.7 

12 

16 

.00 

5.8 

.44 

155 

3 

33'»BO20 

Low  Well,  Tap  on  Syatem 

1 

5 

6.4 

19 

85 

15 

12 

85 

li  n 

n(\ 
.  uo 

.12 

3.0 

.00 

1  .'1 

.3? 

557 

3 

Weatport,  Weatport  Harbor 

334boid 

Tap  on  System 

0 

0 

6.3 

19 

102 

16 

15 

120 

5.5 

.02 

.07 

22 

250 

.00 

13 

30 

760 

l 

Weyniouth 

336-01S 

Great  Pond,  Haw 

3 

128 

6.6 

5 

16 

4.0 

1.4 

10 

1.4 

0.8 

.12 

2.4 

13 

17 

.02 

0.1 

.02 

89 

3 

336-0 IP 

Great  Pond  Treatment  Plant 
Finished 

1 

3 

6.7 

9 

36 

12 

1.5 

10 

1.5 

.O'l 

.09 

3.0 

23 

18 

.01 

0.2 

.01 

135 

3 

536-023 

Swamp  Riv.  Diversion  to 
preafc  Pond. 

2 

103 

6.6 

.2 

27 

7.0 

2.2 

17 

1.5 

.42 

.12 

4.6 

16 

28 

.02 

.37 

.72 

142 

3 

336-O3O 

0.  P.  Well,  Whitman's  Pond 

0 

2 

7.0 

83 

43 

12 

3.3 

'•5 

1.0 

.05 

.18 

10 

19 

35 

.01 

0.1 

.10 

285 

3 

336-01 D 

Tap  on  System 

0 

8 

7.0 

• 

37 

12 

1.5 

10 

1.5 

.06 

.09 

2.9 

18 

17 

.00 

0.2 

.16 

137 

3 

8  0 


1 

Milliprams  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

0. 

Alkalinity 

Hardness 

.  Calcium 

Mapnesium 

Sodium 

Potassium 

Iron 

o> 
n 
01 

i 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

"! 
•H 

•z. 

0) 

i 

•H 

Copper 

Soec.  Cond 
(Micromhos/cm. 

,  No.  of  Samnles 

Whately 

337-010 

Drilled  Well  #1  off  Hayden- 
ville  Road 

0 

0 

6.1 

10 

23 

8.0 

0.8 

1.9 

.04 

.01 

.33 

7.0 

17 

3.8 

.00 

0.0 

.01 

64 

4 

337-02G 

Drilled  Well  #2  off  Hayden- 
vllle  Road 

1 

1 

7.1 

61 

6'i 

23 

1.9 

3.8 

0.5 

.07 

,26 

11 

Id 

3.8 

.00 

0.0 

.00 

144 

i» 

337 -01 D 

Tap  on  System 

l 

2 

7.1 

i«6 

52 

18 

1.5 

3.0 

0.5 

.06 

.31 

10 

Ik 

3-0 

.00 

0.0 

.01 

119 

3 

Whitman 

358-OlD 

Brockton  Supply,  Tap  on 
System 

0 

k 

9.3 

16 

20 

6.0 

1.2 

19 

1.1 

.02 

.01 

2.1 

15 

25 

,01 

0.2 

.00 

1"3 

3 

Wilbraham 

339-01D 

Tap  in  Shop 

1 

5 

7.1 

9 

11 

3.5 

o.4 

3.8 

0.5 

.04 

.01 

1.6 

6 

5.0 

.00 

0.0 

o.4 

«3 

3 

Williamsburg 

340-013 

Unguemonk  Brook  Res.  Direct 

0 

6 

7.1 

20 

24 

7.* 

1.2 

2.3 

0.7 

.07 

.01 

5.4 

9 

1.5 

.00 

0.3 

.15 

63 

2 

340-01G 

0.  P.  Well  off  South  St. 

0 

5 
p 

6.7 

11 

28 

8.8 

1.5 

2.5 

0.9 

.02 

.00 

7.9 

11 

3.0 

.00 

0.6 

.00 

70 

1 

31tO-01D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

12 

7.0 

2 

15 

4.7 

0.8 

2.1 

0.5 

.10 

.00 

6.9 

7 

4.o 

.00 

0.0 

.06 

4i 

1 

Williamstown 

341-01S 

Rattlesnake  Brook,  Reservoi 

■  0 

9 

7-5 

80 

84 

21 

7.7 

1.0 

0.6 

.00 

.00 

4.5 

6 

2.2 

.00 

0.0 

.00 

155 

3 

341 -02S 

Paul  Brook 

0 

3 

7.6 

33 

m 

13 

1.7 

0.5 

0.1 

.01 

.00 

2.0 

7 

2.3 

.00 

o.4 

.00 

83 

3 

3|tl-01G 

G.  P.  Well  #1,  Tap  in  P.  S. 
off  Cole  Road 

2 

13 

7-9 

117 

132 

26 

16 

1.8 

0.9 

.'JO 

.03 

3.7 

9 

3.0 

.00 

0.3 

.00 

225 

3 

341-02G 

0.  P.  Well  §2  off  Cole  Rd. 

3 

12 

7.9 

133 

l'»3 

31 

16 

1.8 

0.8 

.48 

.10 

5.* 

12 

2.0 

.00 

0.2 

.00 

252 

3 

3'41-O'lG 

Sherman  Spring,  Direct 

0 

0 

7.8 

94 

102 

31 

6.0 

0.8 

0.2 

.00 

.00 

3.0 

9 

2.3 

.00 

0.4 

.00 

188 

3 

341-01D 

Tap  in  Town,  H.  Service 

1 

k 

7.9 

'»9 

55 

17 

2.9 

0.9 

0.2 

.03 

.00 

2.0 

8 

2.7 

.00 

0.3 

.01 

113 

3 

Wilmington 

31*  2-010 

Tub.  Wells,  Tap  In  P.  S. 
Brown's  Crossing 

0 

0 

6.1 

17 

69 

21 

M 

4o 

2.9 

.05 

.13 

11 

14 

77 

.01 

1.6 

.01 

3"5 

2 

Mi  1  1  iflwums  rtf*!** 
111  11  1)'  1  <          1  *  1 

Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

s 

s 

< 

10. 

VI 

m 

•H 
O 

3 

•H 
Ifl 

a) 
& 

•H 

i 

■H 
I/) 
V) 

ia 

H 

0 

a. 

c 

B 

n 

u 

Ifl 

§ 

1 

3 

•H 

.71 

v. 

a> 
»-> 
nJ 

«4-l 
rH 

3 

i/> 

a> 

•0 

•H 
(• 

O 

g 

u 

* 

•rl 

01 

♦-> 

u 

«H 

8. 

B 
O 

6 

U  V) 

c  0 
0  u 

8:1 

CO  v— ' 

;  No.  of  Samnles 

Wl lmington 

yi  3-020 

Tub.  Wells,  Tap  in  F.  S. 
Barrows 

1 

13 

6.2 

30 

93 

29 

5 

60 

2.6 

.07 

.10 

10 

22 

93 

.01 

4.4 

.1? 

460 

2 

342-050 

0.  P.  Well,  Tap  at  Cheat- 
nut  St.  P.  S. 

33 

6.1 

23 

67 

20 

4.1 

43 

2.6 

.35 

.37 

10 

22 

71 

•13 

0.3 

.01 

365 

2 

342-040 

0.  P.  Well,  Town  Park  Well 

13 

6.0 

21 

64 

20 

3.6 

29 

2.5 

1.3 

.33 

13 

28 

50 

.12 

0.4 

.08 

WO 

2 

542-05G 

Shawsheen  Ave.  0.  P.  Well 

15 

6.2 

21 

46 

14 

2.9 

18 

8.3 

.09 

.12 

9.1 

17 

30 

.01 

0.9 

.09 

194 

2 

5^2-080 

0.  P.  Well,  Salem  St. 

6.3 

17 

39 

12 

2.2 

17 

1.8 

.20 

.27 

7.7 

14 

31* 

.05 

0.2 

.02 

185 

2 

54 2-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

0 

6.2 

19 

50 

35 

3.0 

24 

2.1 

.02 

.09 

9.0 

14 

46 

.0? 

0.4 

0.6 

238 

2 

Winchendon 

545-01S 

Upper  Naukeag  Lake, 
Ashbumham 

l 

11 

6.1 

6 

4 

1  .0 

0.3 

3-0 

0.3 

.21 

.11 

1.2 

5 

4.0 

.01 

0.1 

0.6 

35 

2 

5»»>010 

Tap  in  Town  Hall 

1 

6.0 

) 

4 

3 .0 

0.3 

3.0 

0.3 

.30 

.11 

1.1 

4 

2.0 

.00 

0.1 

1.8 

34 

2 

Wtncheater 

34  4  -01 P 

MDC  Connection 

1 

13 

9.9 

26 

12 

3.6 

0.7 

17 

0.7 

.08 

.00 

2.3 

9 

11 

.12 

0.2 

.00 

124 

2 

54 4 -01 S 

North  Reservoir,  Direct 

1 

8 

8.0 

14 

17 

5.2 

1.0 

5.0 

0.4 

.03 

.01 

1.8 

11 

7.7 

.04 

0.0 

.00 

67 

3 

Middle  Reservoir,  Direct 

1 

15 

7.7 

9 

15 

4.6 

0.8 

5.9 

0.6 

.08 

.01 

1.4 

9 

10 

.03 

0.0 

.00 

65 

3 

544-0 3S 

So,  Res.  Near  Oatehouse 

14 

7.6 

9 

16 

'••7 

0.9 

4.9 

0.3 

.09 

.01 

1.2 

9 

7.7 

.00 

0.0 

.00 

59 

3 

544-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

8 

7.B 

14 

19 

6.3 

0.8 

6.3 

0.4 

.10 

.01 

1.1 

1 

12 

.00 

0.0 

.09 

73 

3 

Wlnthrop 

546-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

19 

7.3 

7 

13 

3.9 

0.7 

5.7 

0.8 

.23 

.00 

2.5 

8 

8.0 

.07 

0.3 

.13 

59 

2 

Woburn 

547-OIS 

Horn  Pond  Near  P.  S. 

33 

7.1 

27 

63 

20 

3.3 

51 

3.6 

.16 

.06 

22 

75 

.13 

0.7 

.01 

360 

3 

347-020 

Well  A-2  Oravel  Packed 

0 

2 

6.9 

50 

81 

25 

4.6 

53 

3-6 

.01 

.14 

6.4 

22 

Bl 

.0? 

0.4 

.02 

417 

3 

347-030 

Well  B,  Gravel  Packed 

0 

2 

6.7 

39 

65 

20 

3-7 

38 

3.1 

.00 

.01 

4.4 

21 

72 

.00 

0.5 

.00 

357 

3 

a  2 


City  or  Town 

1 

Source 

Turbidity 

Color 

(X 

Milligrams  per  Liter 

I 

■a  ui 
c  0 
0  -S 
0  E 

y 
to 

Ul 

<U 

rH 

i 

0 
0 

Alkalinity 

Hardness 

.  Calcium 

•r\ 
Ul 

6 

i 

Sodium 

Potassium 

Iron 

u 

M 

s 

I 

2— 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

•3 
1 

Nitrate  N 

Copper 

Woburii 

347-040 

Well  2,  Gravel  Packed 

0 

2 

6.8 

11 

72 

23 

4.0 

46 

3.5 

.00 

.18 

5-5 

22 

76 

.01 

0.2 

.01 

383 

3 

347-05G 

Well  D,  Gravel  Packed 

0 

0 

6.6 

Vt 
j  • 

60 

iy 

3-3 

y° 

s»  *■ 

.00 

.02 

21 

.00 

n  7 

Ol 

340 

3 

347-060 

Well  E,  Gravel  Packed 

0 

c. 
J 

6.5 

40 

68 

21 

3.9 

42 

4.0 

.04 

.38 

7  ? 

y 

62 

.02 

i  7 

.01 

350 

3 

347-07G 

Well  P,  Gravel  Packed 

0 

~K 
J 

6.5 

T8 

16 

3.3 

22 

2.0 

.02 

.48 

Q  2 

20 

.03 

0  ~*> 

.01 

247 

3 

347-08G 

Well  0,  at  Rife  Range 

7 

6.5 

yy 

xiy 

^1 

?>■ 

10 

80 

i- 

02 

.69 

"■J 

1 1 

IX  J? 

4.3 

Ol 

787 

3 

347-090 

Well  H 

14 

6.3 

s6 

128 

11 

Q1 

yj 

.11 

.96 

14 

112 

5.7 

1.2 

•  w  J 

8J0 

3 

347-oiD 

Tap  in  City  Hall 

0 

J 

6.7 

4S 

80 

4.2 

01 

.05 

6.0 

I  c 

.00 

1  ] 

380 

3 

Worcester 

348-01 S 

Kettle  A  Lynde  Brook  Res. 

Direct 

25 

7.5 

12 

19 

6.0 

1.0 

6.3 

1.6 

.20 

.07 

2.9 

11 

10 

.01 

0.1 

.04 

78 

3 

348-02S 

Holden  Reservoir  2,  Lower 

. 

7.4 

ft 
0 

1  O 

ic 

?•  J 

0.6 

4  7 

•  jy 

.06 

~*  Q 

1 

.01 

U.I 

1  4 

51 

3 

348-03S 

Kendall  Reservoir 

1 

16 

7.3 

8 

13 

3.9 

0.8 

4.7 

1.2 

.13 

.04 

3.1 

9 

9.3 

.00 

0.1 

.00 

58 

3 

348-04S 

Pine  Hill  Reservoir 

1 

18 

7.2 

10 

15 

4.5 

0.8 

5.0 

1.5 

.11 

.03 

3.1 

9 

8.3 

.01 

0.2 

.01 

64 

3 

348-05S 

Quinapoxet  Reservoir 

1 

28 

7.1 

9 

15 

4.7 

0.8 

5.0 

0.9 

.16 

.04 

3.3 

11 

8.3 

.00 

0.1 

.02 

61 

3 

348-02G 

Home  Parm  Wpll 

0 

0 

6.8 

4o 

76 

25 

3-5 

24 

3-2 

.00 

.04 

7.9 

24 

4.6 

.00 

1.4 

.02 

290 

3 

3'l8-01D 

Tap  in  City  Hall 

1 

12 

6.9 

8 

14 

4.2 

0.7 

5-0 

0.9 

.22 

.03 

3.5 

9 

8 

.00 

0.1 

.99 

63 

3 

Worthington  P.  D. 

3'l  9-010 

Deep  Tub.  Well  #1,  Tap  in 

P.  S.  off  Cold  Ridge  Road 

0 

2 

6.6 

7 

9 

2.5 

0.6 

1.0 

0.4 

.00 

.00 

4.4 

4 

2.3 

.00 

0.1 

.00 

28 

3 

31)  9-020 

Deep  Tub.  Well  #2  off 

Cold  Ridge  Road 

0 

0 

6.3 

9 

13 

3.6 

0.8 

1.0 

0.5 

.01 

.0] 

5.2 

5 

2.7 

.00 

0.1 

.01 

37 

3 

31*9-030 

Springs,  1  Mile  NE  of  Centr 

Direct  from  Res. 

0 

4 

6.4 

7 

11 

3-1 

0.7 

1.3 

0.6 

.03 

.01 

2.9 

5 

2.3 

.00 

0.1 

.01 

35 

3 

349-o4o 

Feeder  Springs  off  Cold 

Ridge  Road,  Direct 

0 

3 

6.3 

8 

8 

2.4 

0.6 

1.3 

0.4 

.00 

.00 

4.5 

4 

2.3 

.00 

0.1 

.01 

28 

3 

ft  3 


1 

M  i  1  1  i  frrvinv 

1  1  1   l  1  1  f  ,1  fllll. 

>  (w.i 

I.i  ter 

City  or  Town 

Source 

i 

•rl 

| 

fi 

cS 

X 
(X 

Alkalinity 

U) 
(0 

n 

.  Calcium 

■H 
U) 
0) 

& 

i 

in 

V) 

nj 

*-> 
O 
11* 

c 

I 

0) 

in 

1 
tt 

1 

0 

d 

IT, 

Sulfate 

4) 

X) 
•H 

g 

O 

•u 

•H 

c 

.5 

2: 
V 

I 

•H 

1 

6 

U  U) 

r.  0 

*i 

M 

a> 

Ji 

O 
O 

Worthington  F.  I). 

319-01 D 

Tap  In  Town  Hall 

1 

6 

6.3 

1  1 

11 

0.6 

1.7 

0.1 

.l'l 

.01 

'1.0 

ii 
•t 

2.3 

.00 

0.1 

1.5 

39 

3 

Wrentham 

350-02G 

G.  P.  Well  1  ofr  Rt.  1*10, 
Franklin  St. 

0 

2 

6.5 

12 

28 

8.6 

1.1 

7.'* 

0.9 

.03 

.02 

7.8 

11 

11 

.00 

1.2 

.02 

97 

3 

Wrentham  Water  Dept. 

0.  P.  Well  #2 

0 

0 

6.1 

l'l 

26 

6.9 

2.1 

9.1 

0.7 

.01 

.01 

6.8 

12 

15 

.00 

0.7 

.02 

106 

3 

350-O'lQ 

0.  P.  Well  #3,  Franklin  St. 

0 

1 

6.'i 

20 

3? 

7.8 

3.0 

8.0 

0.7 

.02 

.01 

7.2 

10 

18 

.00 

0.3 

.03 

109 

3 

550-01 D 

Tap,  Municipal  Dldg. 

0 

2 

6.'i 

l'l 

30 

8.1 

1.9 

7.5 

0,8 

.00 

.01 

8.0 

15 

.00 

0.9 

.18 

103 

3 

Wrentham,  State  School 

350A01G 

Tub.  Wells,  Tap  In  P.  S.  #1 

0 

0 

6.3 

15 

16 

13 

3." 

"5 

2.0 

.01 

.02 

9.7 

12 

72 

.00 

1.5 

.03 

290 

2 

350A02G 

Tub.  Well,  Tap  in  P.S.  #2 

0 

0 

6.3 

18 

16 

12 

3.7 

12 

0.9 

.00 

.00 

11 

15 

26 

.00 

2.1 

.00 

163 

2 

350A01D 

Tap  in  Administration  Bldg. 

1 

3 

6.3 

19 

No 

12 

3.6 

23 

1.3 

.10 

.01 

11. 

12 

13 

.00 

1.6 

.01 

208 

2 

Yarmouth 

351-010 

1  O.P.  Wella,  Union  St. 

0 

0 

6.5 

16 

20 

1.5 

2.2 

l'l. 

1.0 

.05 

.02 

8.'i 

0 

19. 

.00 

2.5 

.07 

120 

1 

351-020 

O.P.  Well  tlx,  Higgins 
Crowell  Rd.,  W.  Yarmouth 

2 

1 

6.3 

9 

20 

1.0 

1.1 

10 

0.5 

.15 

.02 

5.1 

6 

17 

.00 

0.0 

.10 

70 

2 

351-030 

G.P.  Well  //2,  Higgins 
Crowell  Rd.,  W.  Yarmouth 

2 

1 

6.2 

15 

20 

1.0 

2.3 

21 

0.8 

.17 

.03 

6.2 

6 

33 

.00 

0.1 

.03 

123 

2 

351-OlG 

G.P.  Well  #3,  Higgins 
Crowell  Rd.,  W.  Yarmouth 

2 

6.1 

11 

18 

3.9 

2.1 

'•5 

1.2 

.12 

.08 

5.9 

8 

68 

.00 

0.1 

.02 

235 

2 

351-050 

O.P.  Well  jfk.  Long  Pd.  Dr. 

0 

0 

6.2 

8 

11 

2.3 

1.9 

13 

0.8 

.00 

.01 

7.1 

1 

20 

.01 

1.7 

.01 

90 

2 

351 -06c 

G.P.  Well  #5,  Long  Pd.  Dr. 

0 

2 

5.9 

8 

15 

2.3 

2.1 

l'l 

0.8 

.00 

.08 

6.2 

6 

21 

.01 

2.0 

.10 

97 

2 

351-070 

G.P.  Well  #6,  N.  Main  St. 

0 

3 

6.1 

9 

12 

2.0 

1.5 

13 

o  7 

.  00 

.03 

7  P 

6 

18 

.01 

0.1 

.01 

78 

2 

351 -o8g 

G.P.  Well  #7,  N.  Main  St. 

1 

1 

6.3 

11 

12 

1.9 

1.7 

11 

0.6 

.00 

.05 

7.1 

3 

17 

.01 

0.2 

.01 

82 

2 

351-090 

O.P.  Well  #8,  N.  Main  St. 

0 

2 

6.3 

7 

9 

1.5 

1.3 

10 

0.6 

.03 

.00 

7.2 

3 

11 

.00 

0.2 

.02 

67 

84 


1 

Milligrams  per  Liter 

6 

5les 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

Alkalinity 

Hardness 

.  Calcium 

•H 
10 
0) 

& 
s 

Sodium 

Potassium 

Iron 

<u 
in 

g 

i 

(d 
u 

•H 
-j 

•ri 

tr. 

Sulfate 

Chloride 

•  Nitrate  N 

Copper 

SDec .  Cond 
( Micromhos , 

,  No.  of  Sarra 

Yarmouth 

551-100 

G.P.  Well  #9,  N .  Main  St. 

0 

0 

6.3 

8 

11 

2.3 

1.2 

10 

0.5 

.00 

.00 

6.9 

5 

15 

.00 

0.1 

.00 

71 

2 

351-110 

Q.P.  Well  #10,  North  of 
Plashes  Pond 

0 

0 

6.3 

Ik 

16 

3.5 

1.7 

10 

0.7 

.02 

.01 

8.2 

2 

16 

.00 

0.8 

.01 

88 

2 

351-120 

G.P.  Well  #11,  North  of 
Plashes  Pond 

0 

0 

6.4 

10 

13 

2.8 

1.5 

10 

0.6 

.02 

.02 

8.2 

3 

17 

.00 

0.6 

.01 

81 

2 

351-0 ID 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.2 

7 

12 

2.0 

1.6 

10 

0.6 

.00 

.01 

5.9 

6 

18 

.01 

0.8 

.08 

78 

2 

Metropolitan,  Pramingham 

352-01S 

Pramingham  Reservoir  near 
Gatehouse 

0 

JO 

6.9 

1 A 
IO 

31* 

2.1 

<?l 

d  ■  X 

.05 

1.9 

1  a 

13 

.02 

n  0 

•  UU 

1  07 

5 

Metropolitan,  Sudbury 

352-02S 

Sudbury  Reservoir,  Surface 
near  Gatehouse 

2 

38 

6.9 

16 

30 

8.8 

2.0 

23 

1.9 

.20 

.04 

2.0 

13 

35 

.02 

0.2 

.00 

170 

3 

352-03S 

Walkers  Brook  Effluent 

0 

? 

6.8 

18 

34. 

10. 

2.1 

85. 

3-5 

.03 

.03 

6.6 

24 

98 

.00 

1.4 

.00 

460 

1 

Metropolitan 

352-04 S 

Chestnut  Mill  Res.,  Direct 

1 

7.0 

1U 

01 
cl 

0. 3 

1.2 

0 

y 

•  "5 

.05 

3.1 

1 7 
1 1 

.03 

I).  ? 

1  1  Q 

.? 

Metropolitan,  Weaton 

352-05S 

Weston  Res.  at  Gatehouse 

0 

12 

7.0 

Q 

O 

13 

3.0 

0.7 

5.0 

0.7 

.02 

.00 

2.4 

p 
0 

p.  1 
0.3 

.00 

u.  1 

•  UU 

3 

Metropolitan,  Norumbega 

352-06S 

Norumbega  Res.  at  Outlet 

0 

9 

6.9 

7 

12. 

3.6 

0.7 

6 

0.7 

.01 

.01 

2.4 

8 

9.0 

.00 

0.1 

.00 

56 

3 

Metropolitan,  Clinton 

352-07S 

Wachusett  Res.  at  Dam 

0 

12 

7.2 

9 

13 

4.0 

0.7 

5.5 

0.8 

.05 

.01 

2.7 

8 

8.3 

.05 

0.1 

.02 

60 

3 

352-08S 

Qulnapoxet  River  above  Dam 
at  Oakdale 

1 

53 

7.1 

8 

13. 

3.9 

0.7 

7.4 

0.7 

.17 

.02 

5.1 

7 

13. 

.02 

0.1 

.00 

66 

3 

352-09S 

Stillwater  River  Just  above 

High  Water  Mark  of  Res. 

1 

"3 

7.0 

8 

11 

3-3 

0.5 

5.7 

0.7 

.13 

.02 

5.3 

6 

8.3 

.00 

0.2 

.03 

53 

3 

0  5 


1 

Millipramr.  per  later 

6 

ties 

City  or'  Town  Source 

Turbidity 

Color 

3. 

•H 

i 

10 
(/) 

ft) 

I 

o 

3 

§ 

•rl 
UI 

1 

2 

"•d 

Potassium 

Iron 

01 

in 

0) 

i 

1 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

.3 

Nitrate  N 

Copper 

Spec.  Cond 
( Micromhos / 

,  No.  of  Samr 

Metrojxil  1  tan,  Clinton 

552-1  OS                        Gates  Brook  Just  atxjve 
Resorvoir 

l 

30 

7.0 

35 

58 

18 

3.1 

41 

?.7 

.18 

.05 

7.1 

17 

80 

.03 

1.2 

.00 

*5 

3 

Metrojiolitan,  Belchertown 

7~>^— 11£>                           lyuaooin  neoer vun    in  ui 
near  Intake 

l 

5 

6.9 

6 

9 

2.7 

0.5 

3-1 

0.5 

.02 

.02 

1.6 

6 

6.0 

.00 

0.0 

.10 

38 

3 

352-1 2S                       Ware  River  at  ShaTt 

1 

73 

6.6 

7 

9 

2.6 

0.5 

*.7 

0.5 

.•♦1 

.02 

h.\ 

5 

8.7 

.00 

0.1 

.01 

H>\ 

3 

Metropolitan,  Stoneham 

352-1 3S                       Spot  Pond  from  Gatehouse 

1 

7 

6.8 

8 

17. 

5.* 

0.8 

7.5 

0.8 

.05 

.02 

2.3 

6 

\U 

.03 

0.2 

.05 

69 

? 

Metropolitan,  Boston 

352-01D                       Tap  at  600  Washington  St. 

• 

0 

10 

7.0 

7 

13- 

<t.o 

0.7 

5.0 

0.8 

.00 

.00 

2.3 

8 

10 

.12 

0.1 

.05 

50 

1 

o 
w 

< 

z 

< 


*  3 

u.  w 

°  t 

Z  LU 

O  W 


>  o 

Q  < 


O 

Ui  CO 

2-  2 


Z  CO 

3  * 

g  g 

£  z 

5  CO 

it  $ 


i 


I 

to 


U 
4-1 


O 


(U 

-6 

m 
o 

V) 
CD 
3 

rH 

d 

> 

id 
rn 

I 

w 
■»-> 

g 

V) 
<D 
r-< 
P. 


•H 

+-> 

rH 

C 

<u 

t 

Ci 

<c 

o. 

1 

c 

•I— 

• 

t/i 

fO 

NO 

+J 

.c 

u 

cn 

<D 

l- 

rH 

O- 

in 

rt 

+J 

fO 

<u 

a 

4-» 

(X. 

C/i 

O 

o 

CD 

m 

1 

•1 

rH 

■o 

rH 

o 

hs 

c 

O 
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a 

U 

UJ 

r— 

I 

i — 

V) 

o 

O 

<U 

o 

a: 

rH 

csj 

1 

• 

• 

CO 

<n 

i 

•o 

<u 

U 

cn 

u 

0) 

4-> 

cn 

<t 

•  • 

m 

in 

C 

>, 

o 

io 

CO 

in 

+j 

"O 

•H 

tn 

cc 

QJ 

V) 

<D 

u 

> 

u 

•r— 

o 

i 

P 

3 

Xi 

(. 

c. 

i 

3 

Cu 

Millipyams  per  later 

6 

in 
01 
<-i 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

Hardness 

.  Calcium 

•H 
V) 

9 
f 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 
0) 
01 

I 

8 

•A 
in 

Sulfate 

Chloride 

Nitrate  N 

Copper 

Spec.  Cond 
(Micromhos/ 

i  No.  of  Samt 

Abi  ng  ton-Hockl md 
001 -01 S 

Great  Sandy  Bottom  Pond 

x 

12 

6.4 

13 

20 

*».8 

1.7 

22 

1.1 

.03 

.00 

0.2 

12 

55 

.02 

0.0 

.00 

150 

2 

001-02G 

G.P.  Well  #l-Pembroke 

3 

12 

6.3 

17 

53 

13 

4.9 

50 

1.4 

.55 

•  45 

9.4 

13 

141 

.00 

0.0 

.00 

490 

1 

001-05R 

G.P.  Well  #2,  Meyers  Ave. 
Abington 

2 

35 

6.1 

Til 
J1 

57 

15 

4.6 

30 

1.8 

2.0 

.81 

9.8 

3 

42 

.03 

1.0 

.00 

240 

1 

001 -o6f 

Meyers  Ave.  Treatment 
Plant-Finished  -  Abington 

2 

35 

6.1 

J* 

1)8 

4.5 

?  7 

21 

2.2. 

•  58 

s6 
.  ju 

8  s 

22 

41 

.00 

0.8 

.00 

250 

1 

001-02S 

Hingham  St.  Filtration 
Plant  -  Raw 

2 

23 

6.5 

12 

27 

6.2 

2.6 

24 

1.1 

.08 

.06 

3.7 

13 

41 

.00 

0.1 

.07 

169 

3 

001 -02F 

Hingham  St..  Filtration 
Plant  -  Finished 

o 

c 

J 

7.7 

21 

2.6 

1.1 

01 

.05 

42 

.00 

0.1 

.01 

228 

001-01D 

Tap  in  Town  Hall-Abington 

is 

6.5 

16 

29 

7.4 

2.4 

TO 

1.2 

.45 

.10 

4.0 

12 

55 

.00 

0.2 

.  31 

228 

2 

U*  '1  -VtrU 

'l*  i  n     Da  a|/  1       r,  r4                in  Hall 

lap—  nocKianu   ix)wn  nail 

7 
1 

7  ft 
I  .o 

15 

2S 

6.1 

2.4 

30 

1.2 

•  25 

.06 

2.5 

17 

46 

.06 

0.0 

.08 

220 

2 

Acton 

002-010 

O.P.  Wells  #\  *  #2  off 
Mass.  Ave. 

0 

lo 

6.1 

18 

5o 

17 

3.6 

23 

2.9 

•  03 

.13 

11 

25 

In 

.03 

c 

002-02G 

Conant  G.P.  Well  -  Tap  in 
Pump  Station 

0 

0 

6.0 

m 

17 

4.2 

1.6 

27 

1.6 

.26 

.25 

9.4 

0 

3" 

.01 

0.3 

.05 

107 

3 

002-05G 

Lawsbrook  Rd.  G.P.  Well 

0 

0 

6.2 

ii 

38 

11 

2.5 

27 

2.3 

.01 

.01 

9.8 

17 

3t 

.00 

0.0 

.01 

200 

1 

002-040 

School  St.  G.P.  Well 

0 

0 

6.1* 

24 

61 

18 

3.9 

19 

3.3 

.00 

.15 

11 

37 

37 

.00 

4.2 

.00 

250 

l 

002-05G 

Assabet  G.P.  Well  #1 

0 

0 

6.2 

27 

51 

16 

3.6 

15 

2.5 

.08 

.02 

12 

1 

24 

.00 

0.6 

.02 

178 

2 

002-06G 

Assabet  G.P.  Well  #2 

1 

3 

6.3 

25 

52 

14 

4.1 

15 

2.8 

.07 

.01 

10 

10 

25 

.01 

1.5 

.08 

185 

2 

002-01D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

2 

6.1 

22 

38 

12 

2.5 

24 

2.1 

.16 

.13 

10 

12 

34 

.00 

1.0 

•  27 

195 

3 

002-07G 

Gravel  Packed  4  2  8"  Wells 
Erickson 

0 

0 

ft  o 

O  •  c 

26 

49 

14 

3.5 

13 

4.3 

.06 

.17 

4 

30 

30 

.00 

0.2 

.00 

180 

l 

Acushnet 

oovoin 

Hew  Bedford-Tap  on  System 

p 

32 

7.2 

24 

12 

3.2 

1.0 

18 

0.5 

.37 

.02 

2.7 

5 

18 

.01 

0.0 

.20 

98 

1 

Milli prams  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

0. 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

i 

■ri 
V) 
V 

6 

3 

•H 

Potassium 

Iron 

<D 
U) 
0) 

c 
I 

0 

iH 

to 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

'litrate  N 

Copper 

•0  V) 
C  O 

8t 
82 

CO  ^ 

.  Mo.  of  Samples 

Adams  F.D. 

004 -01 S 

Bassett  Brook  Reservoir 

1 

2 

6.7 

11 

16 

3.9 

1.4 

0.6 

0.3 

.00 

.03 

2.5 

7 

2.5 

.01 

0.3 

.00 

42 

3 

004-01G 

O.P.  Well  #1,  Tap  in  P.S. 
Ones  Harb 

0 

2 

7.3 

59 

72 

15 

3.4 

1.9 

0.9 

.03 

.01 

5.3 

7 

5.5 

.00 

0.4 

.01 

136 

2 

004-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

9 

7-3 

13 

16 

4.1 

1.4 

0.5 

0.3 

.02 

.00 

2.6 

7 

2.5 

.00 

0.3 

.12 

2 

Agawam 

005-01D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

ll 

6.4 

7 

12 

3.0 

0.9 

6.1 

0.5 

.06 

.00 

4.0 

15 

11 

.00 

0.9 

.50 

60 

3 

Amesbury 

007-01S 

Powow  River 

1 

63 

6.6 

12 

18 

5.3 

1.2 

9.5 

1.0 

•  32 

•  07 

c .  ** 

8 

16 

.08 

0.0 

.03 

84 

3 

007-01R 

Raw  Water  to  T.P. 

ll 

75 

6.5 

18 

27 

8.0 

1.6 

9.2 

1.3 

1.7 

.10 

10 

16 

.13 

0.1 

.02 

96 

3 

^  A'l  /tin 

007-oiF 

Finished  Water 

1 

23 

7.3 

30 

32 

9.4 

1.9 

25 

1.4 

.14 

.23 

4.0 

27 

21 

.09 

0.1 

.00 

173 

3 

007-01 D 

Ta n   in   Tnun  Hall 
lap   ill    1  uwii   fid  1  i 

2 

16 

7  s 
1  •  j 

30 

32 

10 

1.8 

26 

1.3 

•  33 

.07 

4.0 

28 

22 

.07 

0.1 

.00 

Iff 

3 

Amherst 

008-01 S 

Atkins  Pond  Outlet 

1 

13 

6.0 

5 

7 

1.9 

3.5 

3.6 

0.5 

.08 

.01 

4.5 

8 

5 

.03 

0.0 

.08 

41 

3 

008-02S 

Amethyst  Brook,  Outlet  of 
Intake  Reservoir 

1 

25 

5.8 

4 

3.5 

3.6 

.08 

.04 

5.8 

8 

.02 

0.1 

.01 

'»3 

J 

008-01G 

G.P.  Well  #1  at  Lawrence 
Swamp 

1 

6 

6.4 

22 

33 

9.0 

2.4 

4.8 

0.9 

.11 

.01 

11 

18 

8 

.01 

0.1 

.00 

100 

3 

008-040 

G.P.  Well  //2  at  Lawrence 
Swamp 

1 

3 

6.4 

13 

25 

7.0 

1.8 

5.2 

0.7 

.05 

.01 

5-3 

17 

7 

.01 

0.7 

.07 

89 

3 

008-02G 

G.P.  Well  #3,  Brown  Prop. 

0 

3 

6.5 

18 

50 

7.9 

2.2 

5.5 

0.7 

.01 

.00 

10 

10 

12 

.00 

0.7 

.00 

98 

3 

OO8-O3G 

Driven  Well  Field, 
Brickyard  Site 

1 

3 

6.3 

23 

61 

15 

5.1 

9.5 

1.1 

.08 

.00 

13 

22 

?6 

.01 

1.3 

.21 

190 

3 

008-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

13 

5.7 

4 

7 

2.0 

3.5 

3.8 

0.3 

.11 

.01 

5.7 

7 

5 

.00 

0.1 

.14 

46 

3 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

m 

Milligrams 

.  per 

liter 

6 

X!  in 
c  0 

<3| 

VI 
0> 

jj 

O 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

§ 

•H 
H 

6 

•H 

i 

Potassium 

Iron 

01 
in 
01 

1 
1 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

| 

0) 

+-> 

Copper 

Andover 

009-01 S 

Haggett'e  Pond,  Raw 

<-j 

6.7 

18 

7j 

10 

2.3 

22 

.01 

?.  J 

.00 

0  s 

fti 

160 

2 

ilaggett  s  Pond,  Tap  In  P.S. 

after  Treatment 

0 

3 

8.7 

21 

35 

10 

2.3 

31 

1.1 

.00 

.01 

3.5 

21 

39 

,00 

0.1 

.00 

198 

009-0)0 

Abbott  O.P.  Well,  Tap  in 

P.  3. 

0 

0 

8.8 

57 

1p 

12 

3.0 

38 

?.2 

.00 

.02 

11 

19 

31 

.00 

1.1 

.01 

228 

2 

009-01 D 

Tap  in  Twon  Hall 

0 

6 

8.6 

21 

35 

10 

2.3 

33 

1.5 

.13 

.01 

1.1 

20 

39 

.00 

0.5 

.01 

205 

2 

Arl  inn  ton 

010-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

18 

6.5 

7 

32 

10 

1.6 

5.7 

0.8 

.15 

.01 

2.9 

8 

10 

.01 

0.1 

.06 

65 

3 

Ashbumham 

011-01S 

Upper  Naukeag  Lake,  Tap 

in  P.  S. 

1 

c: 

6.2 

it 

c. 
J 

1  1 

0.3 

5.7 

.06 

3 

"7  T 
1 •  I 

.00 

0.0 

'»3 

3 

011-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

5 

6.1 

1 

5.3 

1.6 

3.3 

6.2 

0.1 

.11 

.02 

2.6 

1 

8.3 

.00 

0.0 

•  07 

51 

3 

Ashfleld 

01>013 

Hiland  Spring  Res.  Tap 

12 

6.8 

oft 

0.6 

1.3 

n  & 

1 0 

.05 

0 

).7 

.00 

0.0 

71 

3 

01  VOID 

Tap  in  Town  Hall 

1 

17 

6.8 

26 

2Q 

10 

0.6 

1.3 

0  1 

1  •» 
•  '■J 

.02 

?  R 

c 

1, 

.01 

0.0 

1 A 

70 

3 

Ashland 

0l1-0lG 

O.P.  Well  #1,  Howe  St. 

0 

19 

6.3 

9 

17 

1.8 

1.3 

16 

).8 

.00 

.01 

'•.9 

10 

31 

.00 

0.3 

.06 

106 

2 

011-050 

0.  P.  Well  #5,  Howe  St. 

0 

9 

6.2 

9 

17 

1.8 

1.3 

16 

1.8 

.00 

.01 

^.6 

10 

29 

.00 

0.3 

.07 

106 

2 

01 1-01 D 

Tap  on  Syatem 

0 

9 

6.1 

10 

17 

1.8 

1.3 

16 

).a 

.01 

,00 

'•.7 

10 

28 

.00 

0.3 

.11 

106 

2 

Athol 

015-023 

Newton  Reservoir,  Raw 

6 

71 

6.3 

7 

9 

2.7 

2.5 

8.1 

0.7 

2.2 

.10 

1.2 

7 

11. 

.13 

0.1 

.08 

62 

3 

01= -02? 

Newton  Res.  Finished 

2 

17 

6.8 

12 

17 

5.5 

0.7 

19 

1.0 

0.7 

.07 

3.8 

11 

28 

.12 

0.1 

.03 

121 

3 

015-010 

New  South  St.  O.P.  Well 

2 

6 

6.1 

23 

36 

11 

1.9 

16 

2.9 

.28 

."3 

9.1 

18 

2? 

.11 

1.1 

.93 

152 

,3 

in 


0%v 


1 

Milligrams  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

as 
p. 

Alkalinity 

Hardness 

.  Calcium 

■A 
in 
0) 

& 
nl 

s 

Sodium 

Potassium 

Iron 

CD 

in 

01 

c 

id 

tx 

i 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Mitrate  N 

Copper 

Spec.  Cond 
(Micromhos/cm. 

,  Mo.  of  Samnles 

Athol 

015-01D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

1 

6.7 

18 

25 

8.2 

1.3 

18 

1.9 

.08 

.19 

7.7 

15 

24 

.16 

0.9 

.84 

142 

3 

Attleboro 

016-010 

G.P.  Well,  Bank  St.  Haw 

'1 

no 

6.3 

24 

3»l 

10 

2.4 

15 

1.2 

1.7 

.29 

9.6 

9 

20 

.19 

0.6 

.02 

129 

2 

01 6-01 P 

G.P.  Well,  Bank  St.  Finish 

1 

65 

6.9 

149 

35 

9.8 

2.4 

16 

1.3 

2.1 

•  29 

9.2 

2 

29 

.18 

0.6 

.00 

185 

2 

O16-04G 

G.P.  Well  f/l,  Holden  St. 
North,  Raw 

'1 

68 

6.3 

21 

30 

8 

1.9 

9.4 

0.5 

1.2 

.13 

8.7 

13 

15 

.04 

0.2 

.05 

95 

3 

016-05G 

G.  P.  Well  //2,  Holden  St. 
South,  Raw 

3 

75 

6.3 

28 

36 

10 

2.4 

18 

3. '9 

1.0 

.22 

B.2 

16 

22 

.07 

0.4 

.01 

103 

3 

016-05P 

O.P.  Wells  1  42,  Holden  St. 
Combined,  Finished 

1 

72 

7.1 

60 

31 

9.0 

2.1 

32 

3.7 

1.6 

•  13 

R.7 

1 

18 

.06 

0.3 

.01 

177 

3 

016-07G 

G.P.  Well  #2,  West  St.  So. 
Attleboro,  Raw 

1 

6 

6.5 

15 

36 

11 

2.0 

19 

1.2 

.06 

.31 

3.3 

1'* 

37 

.00 

0.2 

.02 

168 

3 

016-08G 

G.P.  Well  #3,  West  St.  So. 
Attleboro 

1 

0 

6.3 

If 

36 

11 

2.1 

19 

1.2 

.06 

.11 

3.2 

13 

38 

.00 

0.1 

.02 

172 

3 

016-090 

G.P.  Well  #4,  West  St.  So. 
Attleboro,  Raw 

0 

3 

6.3 

18 

36 

11 

1.9 

21 

1.2 

.01 

.25 

3.8 

14 

18 

.00 

0.2 

.02 

175 

3 

016-10G 

G.P.  Well  #5,  West  St.  So. 
Attleboro,  Raw 

0 

5 

6.3 

14 

55 

11 

1.8 

23 

1.2 

.00 

.00 

3.9 

15 

38 

.00 

0.4 

.05 

172 

3 

016-llG 

G.P.  Well,  West  St.  So. 
Attleboro,  Raw 

2 

6 

6.3 

23 

'17 

15 

2.2 

25 

l.l 

.38 

.29 

i.9 

14 

'17 

.01 

0.5 

.04 

212 

3 

016-12G 

G.P.  Well,  West  St.  So. 
Attleboro,  Raw 

2 

18 

6.3 

15 

35 

11 

1.9 

19 

1.0 

.65 

.28 

3.7 

13 

37 

.06 

0.1 

.01 

167 

3 

016-O2G 

Dug  Wells,  West  St.  So. 
Attleboro,  Raw 

1 

0 

6.5 

15 

36 

11 

2.0 

19 

L.3 

.00 

.01 

?.9 

13 

39 

.00 

0.4 

.00 

163 

2 

016-02F 

All  West  St.  Wells,  Finish 

1 

6 

7.0 

36 

35 

11 

2.0 

41 

L.3 

.12 

.11 

3.9 

0 

»io 

.00 

0.4 

.00 

210 

3 

016-11S 

Seven  Mile  Riv.  Inlet  to 
Filters,  Orr's  Pond 

1 

13 

7.0 

13 

?9 

7.1 

1-5 

29 

l.l 

.05 

.04 

1.8 

8 

28 

.02 

0.1 

.03 

138 

3 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

X 
p. 

MillipramE 

per 

Liter 

6 

X!  in 
c  0 

3t 

(J  0 

(/>  •-' 

in 
<u 

J! 
0 

6 

Alkalinity 

Hardness 

§ 

•H 
(J 

i 

10 
V 

c 

K. 

Sodium 

Potassium 

Iron 

UJ 

in 

01 

S 

tx 

1 

nS 

0 

•rH 
rH 
•rH 

IT. 

Sulfate 

Chloride 

•rH 

1 

Nitrate  N 

Copper 

Attleboro 

016-02S 

Canal  near  G.P.  Wells 

oft 

143 

West  Mansfield-Wading  R. 

2 

50 

6.8 

15 

oil 
2h 

7.0 

1.6 

.05 

2.9 

i  1 

3D 

.02 

0  2 

01 

3 

016-030 

4  Wells,  Wading  R.-Pilter 

.06 

137 

3 

Basin,  Raw 

6.5 

7.1 

1.7 

21 

0.9 

.07 

.03 

3.3 

12 

31 

.00 

0.2 

016-OJP 

h  He  1  A  8 1   waai  ng  n  •  —  r  1  hi  oiie*- 

0 

15 

6.8 

25 

25 

7.1 

1.7 

-111 

n  Q 

02 

.03 

3.8 

0 

.00 

0.2 

.03 

158 

3 

Olo-UID 

Ta  p  on  i>y  s  tem 

1 

4 

7.2 

38 

35 

11 

2.0 

22 

1.2 

.12 

.06 

3.9 

0 

38 

.00 

0.4 

.01 

194 

3 

Auburn  Water  Dist. 

017-01G 

u.  r  •  well  ffi-iap  in  r  •  o« 

0 

0 

6.4 

50 

132 

46 

4.2 

43 

6a 

.00 

.00 

10 

29 

135 

.02 

2.5 

.04 

537 

3 

Oil  -O^ll 

u,r«  wen  /fc—iap  in  r#o» 

0 

0 

6.4 

52 

211 

77 

6.3 

147 

n.5 

.01 

.00 

8.1 

in 

59 

■XC7 
jOl 

.00 

1  « 

nl 

1100 

3 

Auburn  Water  Dept. 

017-03G 

Gravel  Packed  Well  #3 

0 

0 

6.3 

50 

133 

47 

4.1 

35 

0.3 

.  00 

.00 

8.5 

O 

1  IO 

.00 

^0 

.04 

520 

3 

017-0*0 

Walsh  Ave.  O.P.  Well  #4 

80 

390 

at  Dark  Bk. 

1 

3 

6.3 

48 

102 

34 

3.9 

33 

4.5 

.24 

.35 

12 

?9 

.00 

1.2 

.02 

3 

017-03G 

Walsh  Ave.  G.P.  Well  ffb 

18 

45 

.00 

303 

ai  uarK  dk« 

0 

0 

6.6 

65 

95 

32 

3.9 

32 

4.4 

.12 

.19 

12 

.01 

0.7 

3 

Auburn-Elm  Hill  w.D. 

UJ  ( U" 1 1 ) 

Tap  on  System 

1 

1? 

6.4 

8 

17 

5.0 

1.0 

7.5 

1.3 

.28 

.02 

3.8 

12 

12 

.01 

0.2 

.15 

79 

1 

/1  unu  rn- Wood  1  and  w,  u. 

(J  1  fUUlU 

Tap  on  Syotero 

0 

5 

6.S 

5 

11 

3.3 

0.6 

6.0 

0.8 

.13 

.02 

3.2 

6 

9 

.00 

0.1 

.15 

59 

3 

Avon 

01 8-01 G 

O.P.  Well  /t\  off  Rte.  28 

2 

l 

6.2 

31 

70 

18 

5.8 

38 

2.2 

.01 

.00 

11 

22 

65 

.00 

4.5 

.02 

211 

3 

V  UU»WcU 

O.P.  Well  $2  off  Rte.  28 

'1 

28 

6.4 

42 

69 

19 

5.0 

25 

1.6 

1.5 

2.3 

8.7 

20 

50 

.36 

0.6 

.00 

?65 

2 

i 

Milligrams  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

a. 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

•H 
1/1 
41 

£ 

g 
3 
•H 

Potassium 

Iron 

Manganese 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

m 

•H 

c 

0) 

8 

■rl 

Copper 

Spec .  Cond 
(Micromhos/cn. 

,  Mo.  of  Samnles 

Avon 

m  ft  n~vi 

OIH      ic7  V/pl  1    off  W     MAln  55 

0 

2 

5.9 

13 

60 

16 

4.8 

50 

1.9 

.05 

.02 

8.9 

14 

8l 

.00 

2.2 

.01 

313 

2 

Ki  1  O— U'*U 

V •  I   *      Hell     it  J    UIAVC  III 

Theatre 

0 

d 

6.< 

-»j 

21 

'•5 

39 

2.0 

.00 

.09 

9.7 

24 

63 

.16 

4.6 

.03 

315 

2 

a  i  ()    ,-\r  i> 

ruD.  wei  l  ff'i  uonnoiy  ou* 

0 

6 

31 

62 

19 

3.8 

14 

1.3 

.00 

.20 

9.9 

17 

47 

.04 

1.4 

.00 

238 

3 

01 R-01 D 

Tap  on  Syctem,  Town  Hall 

0 

2 

6.4 

39 

7* 

22 

4.9 

37 

2.1 

.12 

.19 

9.5 

20 

59 

.00 

3.1 

.13 

310 

3 

Ayer  -  Pt.  Devens 

019A01S 

Old  P.S.  Grove  Pond 

0 

d 

6.8 

36 

71 

24 

3-1 

15 

2.1 

.23 

.22 

10 

30 

23 

.03 

1.4 

.09 

192 

2 

019A010 

Patton,  G.P.  Well 

0 

2 

7.1 

97 

122 

42 

5.4 

8.8 

2.0 

.16 

.10 

8.5 

17 

22 

.00 

0.4 

.02 

250 

2 

019A02G 

Shabokin  G.P.  Well 

0 

4 

7.3 

88 

93 

3? 

3.2 

4.5 

1.8 

.13 

.17 

7.6 

15 

13 

.01 

0.1 

.01 

195 

2 

OLVAO  M 

Mcpherson  Well 

0 

0 

6.8 

42 

129 

'12 

6.0 

35 

2.2 

.00 

.00 

8.8 

64 

67 

.00 

0.9 

.02 

418 

2 

019A01D 

Tap  in  H.Q.  Butliiing 

0 

0 

7.0 

9* 

126 

42 

5.4 

10 

2.1 

.09 

.03 

9.2 

18 

25 

.00 

0.4 

.01 

290 

2 

Ayer 

m  O— m  n 

G.P.  Well  tf\  Tap  at  Well 

2 

12 

6.7 

57 

72 

2'l 

2.9 

19 

3.2 

1.2 

1.0 

14 

6 

42 

.05 

0.5 

.05 

222 

3 

Barnstable  -  W.  Co 

G.P.  Well  Straightway 

0 

3 

6.5 

7 

20 

4.1 

2.4 

15 

2.1 

.04 

.18 

6.3 

11 

25 

.21 

3.2 

.04 

1?" 

3 

020-02G 

2  G.P.  Wella,  Manor  Field 

0 

0 

5.8 

12 

17. 

ii  n 
R  •  U 

1.7 

10. 

i .  i  * 

oft 

ft  ■> 

j. 

16 

.03 

0.6 

.08 

00 

020-03G 

•   Well,  Hyannisport 

0 

0 

6.3 

27 

37 

10 

2.7 

15 

1.2 

.00 

.03 

10 

4 

21 

.01 

1.9 

.03 

145 

3 

020-040 

G.P.  Well  Mary  Dunn  §1 

0 

5 

5.6 

5 

R 

1.0 

1.3 

9.0 

0.6 

.30 

.06 

7.4 

6 

14 

.05 

0.1 

.00 

65 

1 

020-05G 

G.P.  Well  Mary  Dunn  §2 

6 

15 

6.1 

10 

12 

2-3 

1.4 

16 

1.2 

to 

.08 

10 

3 

17 

.02 

0.2 

.01 

93 

2 

020-06G 

G.P.  Well  Simnonds  Pond 

0 

2 

6.6 

33 

44 

13 

2.4 

15 

1.1 

.00 

.04 

11 

0 

19 

.01 

1.4 

.04 

1*5 

3 

f\r^tf\     /~v  r? 

0^0-0  (G 

u«  r  •  wei  i  naner  rieia,  uj  e 1 

.0 

0 

6.0 

11 

15 

3.2 

1.7 

10 

0.9 

.25 

.08 

8.6 

3 

13 

.01 

0.5 

.02 

106 

3 

Aon  n 
Uctl— UXU 

lap  in  water  ue »  ui 1  ice 

1 

2 

6.6 

36 

l»5 

16 

1.4 

10 

l.l 

.16 

.04 

9 

7 

17 

.00 

0.6 

.17 

134 

3 

Barnstable  -  Fire 

Diat. 

02OAO3G 

G.P. Well  #l,Phinney's  Lane 

0 

2 

6.3 

12 

29 

5.6 

3-5 

20 

1.0 

.02 

.00 

10 

5 

40 

.00 

1.2 

.15 

170 

3 

Millipramr 

per 

Liter 

6 

>les 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

0. 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

•H 
V) 
01 

c 
bt 

I 

Sodium 

Potassium. 

Iron 

0) 

in 
01 

fa 

i 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

0) 

2 

•rl 

Copper 

Spec.  Cond 
(Micromhos/ 

.  No.  of  Sara 

airnstable  Fire  District 

020A02G 

O.P.  Well  #2 

0 

2 

6.4 

6 

8 

1.3 

1.3 

10 

0.5 

.03 

.01 

5 

6 

15 

.00 

0.1 

.02 

71 

3 

020 AO ID 

Tap  on  System-Water  Dept. 
Office 

0 

6 

6.2 

q 

19 

3.8 

2.3 

15 

0.8 

.02 

.00 

7.2 

0 

23 

.00 

0.5 

.08 

114 

3 

Barnstable  -  Cotutt 

020B01G 

Rte.  28  Pumping  Station 

0 

0 

5.9 

7 

0 

0.9 

7.5 

O.O 

•  35 

.03 

2.0 

1 

1** 

r\r\ 

0.0 

•  \J\J 

59 

1 

020BO?G 

G.P.  Well  #2,  Old  Kings  Rd. 
Electric  Station  #1 

0 

0 

5.9 

6 

14 

1.5 

2.2 

13 

1.7 

.01 

.01 

0.2 

Q 

IB 

•  00 

1.1 

•  uu 

P.O. 

■a 

? 

020B03G 

G.P.  Well,  Diesel  Sub-Sta. 
off  High  St. 

0 

0 

5.7 

5 

Ik 

2.5 

1.8 

11 

1.3 

•  03 

.04 

4.5 

10 

15 

.00 

1.3 

*00 

Ob 

3 

02OB0'»G 

G.P.  Well  #3,  Old  Kings  Rd, 
Electric  ota.  /fd 

0 

1 

c  Q 

6 

12 

1.3 

2.0 

13 

1.1 

.02 

.04 

6.0 

0 

18 

.00 

1.0 

.06 

B3 

3 

020D01D 

Tap  on  System,  Coolidge  St, 

0 

0 

5.8 

5 

13 

1.8 

2.0 

13 

1.4 

.02 

.02 

5.3 

5 

16 

.00 

1.0 

.08 

86 

2 

Barnstable  Centerville 

-Oaterville  W.D. 

020C01G 

3  Oravel  Packed  Wella-iAren.' 

0 

0 

6.0 

9 

11 

1.7 

1.7 

8.3 

O.O 

.00 

.00 

5.7 

c 

0 

15 

,00 

0.7 

•  02 

DO 

1 

020C05G 

Gravel  Packed  Well  #9  - 
Lumber t 

0 

0 

6.2 

9 

12 

2.2 

1.5 

10 

0.9 

.00 

.15 

5.6 

6 

17 

.00 

1.3 

.05 

80 

1 

020C06G 

Gravel  Packed  Well  #10  - 
Main  St. 

0 

3 

0.  y 

9 

20 

4.3 

2.2 

11 

1.6 

.05 

.01 

7.8 

13 

19 

.00 

1.0 

.03 

102 

? 

020C01D 

Tap  on  System  W.D.  Office 

0 

3 

6.3 

10 

13 

2.5 

1.6 

9.3 

0.7 

.01 

.04 

8.4 

7 

15 

.00 

1.0 

0.6 

80 

2 

Barre 

021-01S 

Reservoir,  Allen  Hills 

2 

14 

7.0 

7 

11 

3.1 

0.7 

4.4 

1.1 

.14 

.02 

3.8 

10 

8.5 

.06 

0.1 

.11 

58 

2 

021-01G 

New  Well,  Tap  in  P.S. 
South  Barre  Road 

0 

0 

5.9 

11 

16 

4.7 

1.0 

10. 

1.3 

.00 

.00 

8.4 

10 

14. 

.00 

0.3 

.08 

86 

1 

021 -01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

4 

6.6 

10 

13 

3.7 

0.8 

7.0 

1.0 

.07 

.01 

5.3 

10 

10 

.00 

0.1 

.25 

67 

3 

1 

Milligrams  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

p. 

& 

•H 

q 

% 

Hardness 

.  Calcium 

•rH 

10 
1 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 
1/1 
0 

§ 

1 

3 

•H 

to 

Sulfate 

Chloride 

§ 

<u 
*-> 

I 

4-> 
■H 

a 

C- 

0 
0 

Spec.  Cond 
( Micromhos / cm . 

,  Mo.  of  Samnles 

Bedford 

023-01G 

G.  P.  Well  #1,  Page  School 

4 

22 

6.3 

27 

43 

12 

3.0 

27 

3.2 

0.8 

.37 

0.  f 

23 

49 

m  1** 

2.0 

.07 

248 

3 

023-02G 

G.  P.  Well  #2,  Shawsheen 
Well  Field 

0 

17 

6.4 

25 

8 

11 

2.7 

24 

3.1 

.10 

.23 

8.2 

19 

41 

.05 

0.7 

.01 

215 

3 

023-030 

G.  P.  Well  #3,  Mitre  Well, 
Route  62 

1 

8 

6.2 

25 

55 

16 

3.4 

30 

4.8 

.09 

.21 

9.1 

32 

68 

.00 

2.6 

.02 

323 

3 

023-04G 

Well  #6,  Old  Dug  Well 

0 

5 

6.4 

20 

36 

10 

0  c 

16. 

1.2 

.19 

•  55 

o.y 

12 

28 

0.3 

no 

146 

3 

023-05G 

G.  P.  Well  #7,  Middlesex 
Turnpike 

0 

12 

6.3 

27 

Mi 

13 

2.7 

2.7 

.03 

JiQ 
.19 

p.  £ 
0.0 

19 

5° 

0.2 

ne 

•  ut> 

247 

3 

023-06G 

G.  P.  Well  HQ,  Middlesex 
Turnpike 

1 

19 

6.1 

oil 
21* 

40 

12 

2.7 

22 

1.9 

.19 

•  19 

9.2 

14 

37 

.10 

0.2 

.10 

190 

3 

023-07G 

G.  P.  Well  #9,  Middlesex 
Turnpike 

0 

15 

6.2 

-1  ft 
It) 

41 

12 

2.7 

30 

2.2 

.04 

.09 

Q  n 
0.9 

16 

59 

.03 

0.7 

o£ 

.20 

232 

3 

023-08G 

G.  P.  Well  f\,  Shawsheen 
Well  Field 

0 

2 

6.2 

12 

30 

8.9 

2.0 

17 

1.3 

.00 

.00 

8.7 

14 

27 

.00 

0.8 

.00 

154 

2 

023-09G 

G.  P.  Well  #5,  Shawsheen 
Well  Field 

0 

2 

6-i 

15 

34 

9.5 

21 

17 

1.5 

.01 

.00 

8.9 

13 

28 

.00 

1.8 

.00 

152 

2 

02>01  D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

1* 

6.2 

30 

47 

14 

2.7 

28 

2.5 

.02 

.10 

7.9 

19 

48 

.00 

1.0 

7.1 

247 

3 

Bedford,  VA  Hospital 

023A02G 

Deep  Well  Bldg.  #30 

0 

5 

5.9 

lo 

54 

16 

3.3 

30 

2.6 

.00 

.05 

12 

22 

56 

.00 

l.O 

.50 

260 

1 

023A01G 

2  G.  P.  Wells,  Lexington 

0 

0 

5.0 

15 

54 

16 

3.3 

30 

2.6 

.00 

.05 

12 

22 

55. 

•  00 

1  P. 

.55 

270 

1 

023A01D 

Tap  in  Hospital 

0 

0 

5.9 

14 

54 

15 

3.3 

30 

2.6 

.00 

.05 

12 

22 

55 

.00 

1.8 

.76 

270 

1 

Belchertown 

024-01 G 

Tub.  W^lls,  Tap  in  P.  S. 

0 

3 

6.2 

20 

60 

16 

4.9 

28 

3.1 

.00 

.00 

11 

19 

66 

.01 

0.9 

.44 

270 

3 

024-01D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.2 

18 

62 

17 

4.9 

27 

3.2 

.00 

.00 

13 

19 

64 

.01 

0.9 

.34 

270 

3 

City  or  Town 

Soiorce 

Turbidity 

Color 

5 
0. 

Mill iprams 

per 

Liter 

6 
&l 

R 

u  0 

to  ^ 

,  No.  of  Samrles 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

I 

•H 
V) 
0> 

3 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 

in 

0) 

I 
u 

f 

a 

•H 
rH 
•fH 

V. 

Sulfate 

Chloride 

i 

♦J 

•H 

8, 
s 

Belchertown,  State 

School 

024A01G 

Tub •  Wells,  Kaw 

3 

14 

6  Q 

33 

63 

17 

4  7 

22 

2.3 

•  73 

.22 

11 

lo 

ft  n 
'42 

.02 

0.6 

.00 

237 

■» 

? 

024A01F 

Tub.  Wells,  after  Treatment 

1 

12 

6.7 

41 

61 

17 

4.4 

23 

2.3 

.70 

•  25 

12 

18 

36 

.03 

0.5 

.07 

270 

1 

024A01D 

Tap  In  Admin.  Bldg. 

1 

10 

7.0 

50 

56 

16 

3.9 

25. 

2.2 

.62 

.02 

13 

13 

33 

.00 

0.4 

.10 

225 

3 

Bcllingham 

025-010 

G.  r*  Well  // 1  (   lap  in  t  «o* 

0 

0 

0.  ^ 

20 

28 

7.8 

6.3 

0.9 

.00 

.00 

9  1 

10 

13 

.00 

0.6 

.03 

08 

2 

not  n  v\ 

0 

2 

6.6 

23 

29 

9 

1.6 

7.0 

1.2 

.10 

.16 

9.7 

11 

10 

.01 

0.9 

.00 

97 

2 

025-04G 

New  0.  P.  Well  #4,  "  " 

0 

0 

6.5 

19 

25 

7.8 

1.3 

5.0 

0.8 

.05 

.03 

8.9 

9 

8.0 

•  uu 

1.6 

.04 

74 

2 

025-05G 

C.  P,  Well,  Taunton  St. 

14 

1  A 
I .  n 

nil 

124 

Well  #5 

0 

2 

6.4 

18 

29 

8.3 

2.1 

1.4 

.02 

.03 

10 

10 

21 

•  <->! 

2 

025-060 

G.  P.  Well  #6,  Hartrord 

250 

Ave.  4  Stall  Brook 

0 

0 

5.8 

10 

56 

15 

4.3 

28 

2.5 

.10 

,02 

12 

4 

73 

•  UU 

u.  ? 

m 

.  ul 

1 

025-07G 

G.  P.  Well  #7,  Hartford 

24 

AO 

Ave.  4  Stall  Brook 

1 

2 

6.4 

21 

3'i 

9.3 

2.9 

13 

1.9 

.13 

.13 

11 

9 

(Y\ 
*  1  '  1 

U.  3 

1 

025-08G 

0.  P  Well  #8,  Hartford 

Ave.  *  Stall  Brook 

0 

3 

6.'i 

22 

33 

8.8 

2.5 

10 

1.6 

.13 

.10 

9.3 

10 

21 

.00 

0.3 

1.2 

119 

2 

025-01D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.4 

17 

30 

8.5 

2.2 

12 

1.5 

.00 

.03 

10 

10 

19 

.00 

0.6 

.18 

128 

1 

Bernard  3  ton 

029-010 

Dug  Well,  Tap  in  P.  S. 

1 

5 

6.8 

9 

12 

2.3 

1.4 

2.5 

0.3 

.12 

.00 

3.9 

8 

4.0 

•  IHJ 

U.  1 

•  UU 

40 

3 

029-02G 

Gravel  Developed  Well, 

4.4 

8 

41 

Tap  in  Pumping  Station 

2 

3 

6.7 

8 

12. 

2.2 

1.4 

2.4 

0.3 

.27 

.00 

3.9 

.01 

0.3 

.00 

3 

029-01D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

3 

12 

16 

».3 

1.2 

3.0 

0.3 

.01 

.00 

4.0 

7 

2.7 

.00 

0.2 

.09 

49 

3 

Billerica 

031  -013 

Concord  River  0pp.  P.  S. 

2 

39 

5.9 

12 

38 

11 

2.5 

25 

2.3 

.37 

.10 

4.1 

20 

46 

.10 

0.6 

.09 

218 

2 

Milliprams  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

0. 

Alkalinity 

Hardness 

.  Calcium 

•H 
(0 

& 

JS 

Sodium 

Potassium 

Iron 

QJ 

o 

01 

bp 

i 

8 

■M 
iH 
•H 

CO 

Sulfate 

(  Chloride 

u 

•H 
I 

Nitrate  N 

Copper 

Soec.  Cond 
(Micromhos/cm. 

,  No.  of  Samples 

Billerica 

031-01F 

Concord  Riv.  Finished 

1 

2 

6.3 

16 

33 

9.5 

2.3 

30 

2.3 

.03 

.10 

4.3 

25 

47 

.00 

0.6 

.01 

248 

2 

031-01D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

8 

7.2 

25 

31 

8.8 

2.1 

40 

2.1 

.02 

.04 

3.4 

25 

48 

.00 

0.6 

.01 

263 

2 

Billerica,  Hse.of 

Corr. 

031A01G 

P.S.  Tubular  Well  Field 

0 

3 

6.2 

22 

64 

19 

4.2 

32 

8.0 

.00 

.00 

8.1 

32 

66 

.00 

3.5 

.10 

320 

1 

031A01D 

Tap  in  Engineer's  Office 

0 

12 

6.3 

20 

68 

21 

3.9 

33 

5.6 

.05 

.03 

6.7 

22 

59 

.01 

2.9 

.10 

280 

2 

Blackstone 

032-010 

G.  P.  Well  ffl,  Tap  in  P.  S. 

0 

0 

6.2 

16 

27 

8.0 

1.7 

11 

2;4 

.01 

.02 

6.8 

14 

14 

.00 

1.4 

.01 

109 

3 

032-020 

G.  P.  Well  #2,  Tap  in  P.  S. 

0 

5 

6.1 

14 

25 

7.7 

1.5 

11 

1.4 

.12 

.05 

6.6 

13 

16 

.00 

1.0 

.06 

104 

3 

032-030 

0.  P  Well  #3 

0 

2 

6.1 

6 

10 

2.6 

0.6 

3.3 

0.5 

.13 

.03 

7.4 

8 

2.5 

.00 

0.1 

.17 

40 

2 

032-0'(G 

G.  P.  Well  #4,  Harris  Pond 

0 

2 

6.2 

13 

24 

7.5 

1.2 

9.6 

1.1 

.01 

.15 

7.1 

9 

13 

.00 

0.7 

.25 

82 

3 

032-01D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

2 

6.2 

20 

28 

Q  li 
8.4 

1.2 

10 

1.3 

.02 

.01 

7.3 

2 

l1* 

.00 

0.9 

•  23 

102 

3 

Blandford  F.  D. 

033-01S 

Long  Pond  Direct 

0 

13 

6.9 

8 

9 

2.5 

0.6 

1.3 

0.4 

.03 

.00 

1.4 

5 

3.7 

.00 

0.0 

.08 

32 

3 

033-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

15 

7.4 

14 

13 

4.5 

0.4 

1.5 

0.4 

.04 

.00 

1.7 

5 

2.7 

.00 

0.0 

.04 

39 

3 

Bourne  W.  D. 

036-01 G 

G.P.  County  Road  Well 
Pocassett 

0 

0 

6.4 

7 

10 

2.1 

1.1 

7 

0.5 

.01 

.00 

8.0 

4 

12 

.00 

0.0 

.02 

58 

3 

036-02G 

U.  P.  Well  Rte  28A, 
Cataumet 

0 

2 

6.4 

10 

13 

2.8 

1.4 

15 

0.7 

.04 

.00 

7.4 

4 

25 

.00 

0.3 

.03 

96 

3 

O36-O3O 

G.  P.  Bourne  Town  Forest 

0 

4 

6.4 

8 

10 

2.3 

1.0 

8.4 

0.6 

.05 

.01 

7-3 

4 

13 

.00 

0.1 

.04 

63 

3 

036-OID 

Tap  in  Water  Dist.  Office 

0 

1 

6.0 

8 

10 

3.3 

1.1 

7.7 

0.6 

.00 

.00 

7.3 

4 

12 

.00 

0.0 

.02 

58 

3 

Bourne  Buz.1  ,B,W. 
O36AOIG 

Dist. 

0. P. Well  4  Tub.Bournedale 

0 

0 

6.3 

6 

8 

1.4 

0.9 

7.0 

0.5 

.00 

.00 

6.9 

4 

9 

.00 

0.0 

.03 

51 

3 

Milliprams  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

i 

•ri 

U 

•d 
| 

iness 

.  Calcium 

lesium 

Potassium 

janese 

8 

Sulfate 

Q) 

•s 
y 

HJ 
■H 

111 

? 

u 

V. 

:.  Cond 
rrorrhos/cm. 

of  Samnles 

Cole 

a. 

l 

Sodd 

Iror 

c 

d 

v. 

Chic 

I 

•H 

0. 
p 
0 
0 

CO  • 

Bourne  Buzz.  Bay  Wat. 

Diat. 

036A02G 

O.P.  Well,  Head  of  Bay  Rd. 

0 

0 

6.1 

8 

11 

2.0 

1.4 

7.7 

0.5 

.00 

.00 

7.4 

6 

10 

.00 

0.4 

.01 

58 

3 

036A01D 

Tap  in  W.  Diat.  Office 

0 

3 

6.2 

8 

11 

2.4 

1.2 

7.7 

0.5 

.05 

.00 

7.1 

4 

7 

.00 

0.2 

.16 

58 

Bourne  No.  Sagamore 

O36B  TG 

y->     r-i       11.11      id  1 

G.P.  Well  ffl 

U 

1 

8 

36 

10 

3.0 

15 

1.2 

.02 

.00 

7.4 

11 

21 

.00 

1.5 

.03 

117 

3 

036PO2G 

Tubular  Wells,  Emerg. 

2 

6 

6.0 

10 

31 

7.5 

2.9 

16 

1.8 

.25 

.00 

7.6 

12 

21 

.00 

2.4 

.14 

122 

3 

056boid 

Tap  on  System 

0 

0 

6.3 

19 

39 

12 

2.2 

15. 

1.2 

.00 

.00 

7.9 

10 

21 

.00 

1.5 

0.7 

124 

3 

Bourne  So.  Sagimore 

036C01G 

Tubular  Wells,  Rt.  6A 

0 

J 

6.4 

13 

14 

"5.5 

1.1 

11 

0.8 

.00 

.00 

9.3 

3 

17 

.01 

0.4 

.12 

84 

3 

036C01D 

Tap  in  .Vater  Dist.  Office 

0 

3 

6.4 

10 

11 

2.5 

1.2 

11 

0.6 

.02 

.00 

9.5 

2 

17 

.01 

0.4 

.03 

72 

3 

Boylston  "  Water  Diet. 

050-01G 

G.P.  Well,  Rt.  70  Tap  in  P. 

so 

0 

6.2 

24 

45 

14 

2.1 

19 

1.4 

.03 

.  00 

9.2 

14 

Vt 

.00 

1.0 

.23 

*  t  J 

039-01D 

Tap  on  System  Main  St. 

0 

0 

6.1 

29 

HO 

15 

r>  0 

e  .  c 

19 

1.4 

.03 

00 

8.9 

14 

32 

.00 

1.0 

1.9 

l8l 

2 

Boylston,  MorningDale 

039A01G 

G.P.  Well  #1  Tap  in  P.S 

2 

3 

6.3 

P7 

3H 

11 

1.9 

13 

2.1 

.11 

.00 

9 

24 

.00 

0.8 

.05 

133 

3 

0 

O.P.  Well  #2  off  Rat.  70  & 

i4o 

0 

2 

6.3 

16 

3? 

10 

1.7 

13 

2.3 

.00 

.00 

8.9 

9 

?3 

.00 

0.9 

.35 

125 

3 

019A01D 

Tap  in  Water  Diat.  Off. 

0 

1 

6.3 

21 

30 

10 

1.5 

12 

2.1 

.01 

.00 

10 

10 

19 

.00 

1.0 

.17 

121 

3 

Braintree 

040-01S 

Great  ^ond 

1 

15 

17 

32 

8.7 

2.4 

27 

2.0 

.18 

.06 

1.5 

16 

40 

.02 

0.4 

.01 

183 

3 

040-01 P 

Great  Pond,  Finished 

0 

3 

7.3 

28 

32 

8.3 

2.4 

''3 

2.1 

.00 

.02 

1.3 

22 

43 

.01 

0.4 

.00 

222 

3 

O'tO-OlD 

Tap  in  Town  Hall 

0 

3 

7.5 

29 

32 

8.7 

2.4 

*3 

2.1 

.19 

.03 

2.4 

21 

33 

.01 

0.4 

.01 

223 

3 

! 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

ex 

Milliprams  per  Liter 

SDec.  Cond 
(Micromhos/cm. ) 

,  No.  of  Samnles 

Alkalinity 

10 

in 

ft) 

1 

.  Calcium 

•H 

in 

1 
I 

Sodium 

Potassium 

Iron 

OJ 
V) 
0) 

fa 

«)£■ 
1 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

.a 

i 

Nitrate  N 

Copper 

Brewster 

041-01G 

G.P.  Well  ffl  Freeman  Way 

0 

2 

6.6 

6 

8 

1 .1 

1.4 

11 

0.5 

.01 

.01 

4.7 

2 

16 

.00 

0.0 

.02 

73 

3 

U'l  1  —  If,  KJ 

u.r.  wen  yfc  r reeman  way 

0 

2 

D.  1 

5 

9 

uh 

1.1 

12 

0.5 

.05 

.02 

4.5 

4 

17 

.00 

0.0 

.02 

78 

3 

O'll-OID 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.6 

10 

12 

3.2 

1.3 

12 

0.5 

.02 

.01 

5.3 

5 

17 

.00 

0.1 

0.6 

80 

3 

Dridgewater  W.D. 

042-.03Q. 

G.P.  Well  ffl  P.S.  #1, 

Carver  Pond 

3 

23 

6.4 

23 

32 

8.9 

2. 1 

10 

1.2 

.99 

•  72 

8.2 

11 

14 

.11 

0.2 

.01 

114 

3 

04?-04G 

G.P.  Well  #2  P.S  jf2  500  ft 

from  Carver  Pond 

0 

2 

6.1 

23 

30 

9. 

2.5 

19 

1.6 

.01 

.03 

9.6 

11 

22 

.00 

0.4 

.05 

164 

3 

04 2-060 

G.P.  Well  #3  Carver  Pond 

1 

3 

6.1 

12 

33 

9.2 

2.3 

14 

0.6 

.41 

•  09 

10 

11 

19 

.00 

0.1 

.02 

122 

3 

042-01D 

Tap  in  Academy  Bldg, 

0 

l 

6.1 

20 

30 

8.4 

2.3 

18 

1.3 

.19 

.11 

9.3 

8 

22 

.08 

0.5 

2.3 

161 

3 

Bridgewater  -  MCI 

042A01S 

Taunton  River  Before 

Filtration 

n 
u 

c 

J 

6.8 

J\ 

49 

AO 

2.2 

P.  n 
o.  u 

"•5 

•If 

.38 

1 1 

1  ft 

XX 

.00 

0.0 

•  10 

1  ^0 

X 

Taunton  River  Finished 

0 

7 

6.9 

38 

1(9 

16 

2.2 

8.0 

0.5 

.17 

.30 

11 

19 

10 

.00 

0.0 

.00 

132 

1 

u  •  r.    wei  1  a   a    1UU.    P  J.  agg  OL 

0 

0 

DO 

18 

20 

7.5 

2.2 

12 

0.7 

.00 

.03 

10 

11 

20 

.00 

0.6 

.10 

110 

1 

lap  in  f\nni,  oiug. 

0 

0 

6.4 

17 

28 

7.5 

2.2 

11 

0.7 

.00 

.03 

9.9 

11 

20 

.00 

0.5 

.03 

116 

1 

Brimfield  -  Pub.  Bldg. 

04>01G 

Spring  off  Wales  Rd. 

0 

3 

6.2 

19 

37 

10 

2.6 

17 

3.8 

.00 

.05 

9.2 

12 

30 

.00 

1.9 

.39 

168 

3 

Brockton 

044-01S 

Silver  Lake,  at  Intake 

1 

11 

6.1 

4 

16 

3-9 

1.4 

11 

0.9 

.24 

.38 

2.3 

9 

21 

.03 

0.1 

1.0 

101 

3 

044-01F 

Silver  Lake,  Finish  at  P.S 

0 

0 

8.0 

43 

17 

4.3 

1.5 

18 

1.0 

.00 

.00 

3.2 

14 

26 

.00 

0.1 

0.5 

135 

3 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

(X 

MillipTcimi: 

per 

Liter 

| 
■U  in 

1 
y  0 

&s 

CO  ^ 

M 
0) 

O 

6 

•d 

si 

Hardness 

tn 

4> 

c 

bL 

•H 

s 

Potassium 

1 

<u 
in 

i 

u 
0 

•H 

d 

ir. 

0) 

)j 

i0 
in 

•3 

CO 

Chloride 

HJ 
•H 

{ 

(1 

(2 

•H 

u 

& 

p. 

8 

Brockton 

044-02S 

Avon  Res.  Emerg.  Surface 

near  Gatehouse 

1 

26 

fi  Q 

*j 

3'» 

o  n 

f~  •  f 

2.3 

.12 

OR 
•  CO 

1.7 

13 

67 

0.2 

.00 

?6? 

044-011) 

Tap  on  System  City  Hall 

0 

l 

9.0 

41 

17 

"».3 

1.4 

19 

1.0 

.00 

.00 

2.2 

14 

25 

.00 

0.1 

.00 

1 57 

3 

Brookfield 

045-01S 

Cooley  Hill  Reservoir 

1 

14 

6.5 

12 

21 

5.1 

2.2 

3.1 

2.1 

.14 

.02 

3.2 

14 

.01 

0.1 

.02 

66 

3 

0^5—  OIG 

uug  wells 

10 

35 

A  U 
0.4 

i  n 

1U 

25 

ft  5 

1  n 

ft  n 

1.5 

1.5 

00 

8.4 

11 

12 

00 

u  •  1 

02 

88 

045-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

3 

27 

6.5 

14 

21 

5.3 

1.8 

*».5 

2.2 

0.6 

.05 

4.1 

12 

5.3 

.02 

0.0 

.62 

71 

3 

Brook 1 ine 

046-01D 

Tap  in  Town  Hall 

2 

24 

6.9 

7 

13 

4.0 

0.7 

5.8 

0.7 

0.7 

.01 

2.3 

8 

12 

.04 

0.2 

.13 

62 

3 

Buck 1 and 

OU7-OID 

Tap  on  System 

0 

7 

7.4 

29 

33 

12 

1.2 

1.9 

0.7 

.05 

.00 

6.3 

8 

2.7 

.00 

0.2 

.03 

77 

3 

Burlington 

04B-01S 

Shawsheen  River,  Raw  Infl. 

to  Treatment  Plant 

2 

28 

7.1 

24 

*3 

13 

2.6 

31 

2.4 

•  13 

.10 

3-7 

17 

54 

.02 

0.2 

.06 

250 

3 

048-01? 

Shawsheen  River  Effluent 

of  Treatment  Plant 

0 

1 

7.5 

21 

45 

13 

2.7 

"»5 

2.3 

.00 

.05 

3.7 

37 

58 

.00 

0.2 

.02 

300 

3 

048-01G 

Terrace  Hall  Ave.  Well  #1 

1 

4 

6.3 

25 

57 

17 

3.7 

48 

2.5 

.  21 

.10 

10 

3 

55 

.00 

2.6 

.29 

?86 

3 

048-020 

Terrace  Hall  Ave.  Well  #2 

0 

0 

6.3 

24 

50 

15 

3.2 

33 

2.0 

.03 

.26 

12 

2fc> 

52 

.07 

0.2 

.03 

270 

2 

048-0)0 

G.P.  Well  #3  Middlesex  St. 

Tap  in  P.S. 

0 

0 

6.1 

17 

47 

13 

3.3 

31 

1.8 

.07 

.01 

9.0 

7 

60 

.00 

0.3 

.04 

225 

3 

048-O'lG 

G.P.  Well  #4  Middlesex  St 

Tap  in  P.S. 

1 

5 

6.2 

32 

60 

17 

4.7 

27 

2.9 

.05 

.20 

11 

5 

49 

.01 

0.8 

.06 

?63 

3 

1  ! 


1 

Milligrams  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

ex 

Alkalinity 

Hardness 

.  Calcium 

•1 
in 

I 

Sodium 

Potassium 

Iron 

0) 

in 

01 

S 

fu 

bt 

n) 

O 

•H 

1/: 

Sulfate 

Chloride 

Nitrate  N 

Copper 

Spec.  Cond 
( Micromhos /cm . 

i  No.  of  Samples 

Burlington 

048-05G 

Q.P.  Well  #5,  Middlesex 
St.,  Tap  in  P.S. 

0 

11 

6.4 

37 

53 

15 

3.7 

'( 

1 0 

.  1  r- 

1.5 

9.5 

AH 

ji- 

•  37 

0  0 

01 

o_> 

j 

0'l8-06G 

Main  P.S.  Tubular  Well  a  - 
Great  Meadow  Road 

13 

35 

6.4 

114 

224 

60 

18 

50 

5.5 

3-3 

1.4 

13 

31 

150 

.07 

0.3 

.10 

ooO 

1 

Oll8-07G 

Sandy  Brook  Rd.#6  -  O.P. 
Well 

0 

30 

6.1 

30 

52 

15 

3.1 

4o 

3.0 

.80 

.40 

15 

8 

65 

.28 

0.1 

.05 

300 

1 

o48-o8g 

G.P.  Well  {fl  off  Lexington 
Ave. 

0 

3 

6.4 

51 

95 

27 

6.7 

29 

3.2 

0.3 

.31 

13 

4 

59 

.01 

0.5 

.05 

330 

3 

Tubular  Weiis-wyman  ot. 

1 

11 

0.5 

^5 

128 

34 

8.9 

li  O 

**o 

5^0 

.10 

.14 

11 

39 

100 

.01 

1.9 

.00 

475 

2 

048-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

4 

6.7 

29 

57 

17 

3.6 

2.6 

.09 

.10 

6.7 

32 

cQ 
58 

.01 

0.7 

0.5 

303 

3 

Cambridge 

049-01S 

Lower  Hobbs  Reservoir, 
Surface  near  Gatehouse 

1 

22 

6.8 

20 

49 

15 

2.6 

37 

2.0 

.09 

.02 

1.0 

17 

66 

.02 

0.2 

.00 

267 

3 

o49-o4s 

Upper  Hobbs  Reservoir 

1 

'♦3 

6.8 

19 

47 

14 

2.6 

li  -t 

13 

1.7 

.21 

.06 

3.6 

lo 

71 

.01 

0.3 

.01 

207 

3 

049-02S 

Fresh  Pond  at  Intake  to 
Filter  Plant 

1 

15 

7.1 

32 

57 

17 

3.7 

25 

1.8 

.08 

.06 

2.8 

20 

46 

.03 

0.6 

.01 

245 

3 

049.03s 

Stony  Brook  Reservoir, 
Surface  near  Gatehouse 

1 

38 

7.1 

26 

48 

14 

2.7 

29 

1.8 

.17 

•  03 

2.8 

16 

55 

.03 

0.4 

.00 

245 

3 

aLh  not* 

rresn  ronu,  r  liter  til  1 1  • 

0 

2 

1 o 

29 

53 

16 

3.2 

37 

1.8 

.01 

.02 

3.7 

29 

49 

.00 

0.5 

.00 

270 

3 

O'19-OID 

Tap  in  City  Hall 

0 

4 

8.1 

31 

52 

16 

3.1 

37 

1.8 

.05 

.03 

3.6 

29 

49 

.00 

0.4 

.02 

270 

3 

Canton 

050-020 

G.P.  Well  #1,  near  Henry's 
Spring 

0 

3 

6.1 

24 

55 

15 

4.2 

19 

0.9 

.13 

.13 

11 

17 

3t 

.00 

1.4 

.03 

170 

1 

050-06G 

O.P.  Well  #4  Pleasant  St. 

0 

3 

6.2 

34 

69 

19 

5.3 

19 

0.7 

.00 

.03 

12 

23 

28 

.00 

3.2 

.00 

182 

1 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

D. 

Mil  1  irram? 

per 

Li  ter 

6 
6| 

0  u 

£  5 

to  ^ 

VI 
01 

jj 

t-> 
0 

0 

si 

Hardness 

•H 
O 

3 

•H 
M 
0) 

& 

§ 

9 

•H 
U) 

tn 
n) 
+j 
0 

a. 

c 
p 

M 

u 

in 

g 
| 

0 

•H 
i-l 
•M 

V. 

<D 
4-1 

i0 
l|4 
H 

3 
to 

0) 

•0 

»H 

s 

a) 

i 

0) 

I 

•A 

& 

Q. 
Q 

0 

Can  ton 

05O-O7G 

O.P.  Well  #5,  Kverent'on  Rd 

0 

3 

6.2 

27 

58 

16 

4.4 

15 

0.5 

.00 

.05 

12 

17 

28 

.01 

0.7 

.00 

168 

1 

C50-080 

G.P.  Well  #6,  Kverendon  Rd 

0 

0 

6.2 

23 

52 

14 

4.0 

11. 

0.5 

.00 

.02 

9.6 

15 

23 

.00 

0.1 

.00 

150 

1 

050-09G 

CP.  Well  #7  Neponset  St. 

0 

0 

6. It 

39 

61 

19 

5.4 

19. 

1.0 

.00 

.00 

8.0 

17 

20. 

.02 

0.4 

.00 

170 

1 

Chatham 

055-010 

O.P.  Well  tl\ ,  19'<5 

0 

2 

6.4 

7 

12 

1.8 

1.7 

12 

0.6 

.07 

.02 

9.7 

2 

18 

.00 

0.1 

.02 

70 

2 

055-020 

O.P.  Well  #2,  1949 

0 

0 

6.3 

10 

15 

2.9 

1.8 

12 

0.7 

.12 

.04 

9.3 

5 

18. 

.00 

0.1 

.01 

82 

2 

055-O'tO 

O.P.  Well  j/k  Indian  Hill  Rc 

1 

2 

6.2 

10 

16 

2.8 

1.9 

13 

0.6 

.23 

.07 

9.7 

1 

20 

.00 

0.1 

.00 

81 

2 

055-OlD 

Tap  on  System 

2 

35 

6.6 

18 

21 

5.3 

2.0 

13. 

0.7 

.40 

.05 

8.9 

l 

22 

.00 

1.2 

.00 

86 

1 

Chelrnaford  Center  W.D 

O56-OIO 

Tub.  ft  O.P.  Wells  Warren 

Ave  • 

1 

2 

6.1 

25 

1(6 

*■  j 

1.1 

22 

3.4 

.18 

10 

20 

J*- 

.01 

1.7 

.  10 

j 

050-020 

G.P.  Well  Iurnpike  Rd. 

0 

3 

0.1 

20 

42 

12 

2.7 

23 

3.5 

.12 

.20 

10 

22 

51 

.05 

1.9 

.01 

238 

2 

056-0^0 

G.P.  Well  Jordan  Rd.  West 

Chelmsf  ord 

0 

0 

6.4 

19 

"3 

*  j 

2.6 

18 

2.4 

.01 

.06 

8.5 

12 

41 

.00 

2.1 

.00 

201 

056-050 

O.P.  Wells,  Mill  Rd. 

0 

1 

6.2 

22 

45 

— j 

2.9 

18 

3.1 

.02 

.18 

10 

16 

19 

.01 

2.6 

.00 

215 

056-060 

Crooked  Spring  Rd.  Well  ff\ 

0 

0 

6.4 

20 

v. 
JJ 

10 

2.1 

21 

2.6 

.07 

.09 

8.7 

9 

40 

.00 

1.8 

.01 

200 

056-04Q 

Crooked  Spring  Rd.  Well  ff2 

0 

1 

6.2 

15 

38 

11 

2.4 

TO 

2.5 

.00 

.01 

8.2 

17 

S2 

.00 

2.1 

.01 

2S0 

056-080 

Canal  St.  G.P.  Well 

1 

26 

6.2 

26 

61 

17 

4.4 

18 

4.1 

.53 

.32 

13 

13 

63 

.02 

0.2 

.02 

?53 

3 

056-000 

G.P.  Well,  Riverneck  Rd. 

2 

3 

6.3 

19 

49 

15 

2.7 

14 

2.2 

.19 

.03 

12 

20 

3* 

.00 

2.6 

.05 

207 

3 

Chelmsford  Hort.h  W.D. 

056A010 

G.P.  Well  ^1  at  Bomil  Fielc 

3 

7 

6.3 

19 

77 

24 

4.0 

53 

•  1 1 

.10 

ID 

145 

.01 

2.3 

.26 

493 

3 

056A02G 

O.P.  Well  ff2  at  Bomil  Piclc 

0 

2 

6.2 

16 

60 

19 

3.0 

55 

3.2 

.00 

.10 

8.6 

17 

122 

.00 

1.4 

.05 

437 

3 

056A030 

O.P.  Well  #3  at  Ecmil  Fielc 

0 

2 

6.1 

18 

88 

38 

6.5 

82 

4.6 

.02 

.22 

8.4 

19 

211 

.00 

1.9 

.00 

773 

3 

1 

Milligrams  per  Liter 

6 

)les 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

p. 

Alkalinity 

Hardness 

.  Calcium 

•rl 

n 

£ 

•r\ 

Potassium 

Iron 

<u 
in 

0) 

a 

t£ 

i 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

id 

•H 

•  Nitrate  N 

Copper 

St>ec.  Cond 
(Micromhos/ 

,  No.  of  Samr 

Chelmsford  North  W.D. 

rp      .      j         '  1 V .  1  m  11.11 

lap  in  1 own  nan 

0 

3 

6.0 

20 

62 

20 

3.0 

55 

3.2 

.08 

.07 

8.8 

18 

118 

.00 

1.8 

1.7 

*»33 

3 

Chel sea 

U ^ /-Ul  u 

lap  in  L.ii.y  nan 

3 

28 

6  s 

8 

13 

4.1 

0.7 

6.8 

0.7 

0.9 

.02 

2.5 

8 

15 

.05 

0.2 

.11 

60 

3 

Cheshire 

O38-OIS 

Kitchen  Brook  Direct 

0 

ll 

T  ll 

OQ 

J-3 

•  ui 

.00 

8 

1.0 

.00 

0.2 

.00 

82 

2 

llpO-UlD 

'P_  _     J  _     ft>ni  m     UaI  1 

lap  in  1 own  nai i 

o 

9 

1  O 

36 

41 

14 

1.2 

0.4 

.02 

.00 

2.9 

8 

5-0 

.00 

0.4 

.00 

94 

2 

Cheater 

059-01S 

Austin  Brook  Reservoir 

0 

5 

6.8 

12 

15 

M 

1.0 

1.5 

0.7 

.02 

.00 

10 

3. 

3:0 

.00 

0.0 

.00 

46 

1 

059-02S 

Horn  Pond  Reservoir 

0 

10 

6.7 

9 

14 

4.0 

1.0 

1.5 

0.4 

.02 

.00 

1.9 

29 

3.0 

.00 

0.0 

.04 

46 

1 

0^9-01 D 

Tan  In  Tnwn  ITall 
itx\J   XII    1  u w  1 1   1  lax  x 

0 

18 

6.7 

12 

15 

4.5 

1.0 

2.0 

0.7 

•  13 

•  Of 

7.1 

29 

5.0 

•  Jl 

0.0 

.11 

4o 

1 

Chicopee 

061-01 D 

Tap  in  City  Hall,  MDC 
ouppi  y 

0 

6 

6.6 

6 

9 

2.8 

0.5 

<».5 

0.5 

.05 

.01 

1.9 

7 

6 

.00 

0.0 

.0? 

39 

3 

Clinton 

064-01 P 

Wachusett  Supply,  Tap  in 
P.S. t  North  Dike 

0 

7 

6.3 

6 

12 

3.5 

0.6 

5.9 

0.7 

.02 

.01 

2.9 

10 

12 

.00 

0.1 

.08 

89 

3 

Tan  In  fMtv  Hall 

1  a.  JJ    111    \j  ±  Iff  Ilall 

I 

18 

6.5 

6 

12 

3.7 

0.7 

6.3 

0.7 

.25 

.00 

2.5 

8 

12 

.00 

0.1 

.29 

65 

3 

Cohasset 

O65-OIS 

Lily  Pond  &  Dug  Well, 
P.S.  #4  -  Raw 

1 

109 

6.i» 

9 

?3 

5,5 

2.2 

17 

0.9 

.53 

.13 

3.5 

32 

30 

.04 

0.2 

.29 

14 

3 

065-OIP 

lily  Pond  <V  Dug  Well, 
P.S.  #4  -  Finish 

0 

10 

7.8 

24 

77 

27 

2.3 

18 

0.9 

.06 

.06 

2.7 

60 

3" 

.00 

0.2 

.00 

272 

3 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

X 
(X 

Millipramr 

per 

Li  ter 

8 

■O  in 
C  O 

CO  ^ 

.  No.  of  Samples 

| 
< 

in 
in 

V 

1 

i 

Calcium 

1 

•H 
Ul 
CI 

Sodium 

Potassium 

c 
?, 

H 

a) 
in 
01 

1 

Be 

1 

3 

•rl 

rH 
•rl 

IT. 

Sulfate 

Chloride 

r0 

•rH 

C 

01 

m 

•rl 

Copper 

Cohasset 

O65-OIG 

it     rt       till  lit 

G.P.  Well  ffl 

'•5 

.Sohier  Street 

0 

0 

6.7 

36 

15 

M 

rA 

21* 

2.5 

.13 

.0-5 

10 

19 

.00 

l.'l 

.01 

252 

1 

; 

Colrain  -  Fire  Dist  //l 

066-01 S 

Mountain  Prook  Res 

1 

0 

6.9 

51 

73 

2b 

K9 

ii  Q 

1.1 

•  03 

.0'! 

5.5 

10 

7.0 

.02 

6.1 

•  Ul 

128 

? 

066-01 D 

Tap  in  Dist.  Office 

I 

1 

*■  J 

7.0 

51 

62 

1.1 

1.1 

1.3 

.21 

.09 

5.6 

9 

6 

.0'! 

0.1 

.20 

132 

3 

Colrain-Griswoldville 

066A010 

Deep  Tubular  Well 

0 

0 

7.1 

73 

77 

27 

2.5 

9.6 

2.2 

.01 

.02 

11 

20 

13 

.01 

0.6 

.00 

210 

3 

Colrain-Griswoldville 

066A01D 

Deep  Tubular  Well 

Tap  on  System 

0 

2 

7.5 

73 

26 

2.1 

10 

2.2 

.00 

.03 

12. 

19 

13 

.01 

0.5 

.01 

208 

~*> 

Colrain-Lyonsville 

066JVD1  D 

Tap  on  System 

0 

0 

7.8 

93 

51 

17 

2.1 

8.0 

1.8 

.01 

.11 

9.0 

19 

7.0 

.0'! 

0.0 

.00 

230 

l 

Colrain  -Oriswoldville 

W.D. 

067>C010 

Gravel  Dev.  Well 

8.6 

.09 

80 

Tap  in  P.S. 

0 

1 

6.6 

29 

3? 

12 

1.3 

1.7 

1.0 

.00 

.01 

11 

3.0 

.00 

0.1 

3 

Col rain-Grlswoldville 

W.D. 

066C01 D 

Tap  on  System 

0 

0 

6.7 

?8 

36 

12 

1.3 

1.7 

1.0 

.01 

.00 

8.8 

16 

3.3 

.00 

0.1 

.11 

79 

3 

Con co  rd  —  W ■ W ■ 

067-ois 

Nagog  Pound  near  Gatehouse 

1 

5 

6.6 

11 

15 

*.5 

1.0 

10 

1.0 

.01 

.00 

0.7 

10 

19 

.00 

0.0 

.00 

89 

3 

067-01 G 

Deaconness  G.P. Well 

0 

2 

6.1 

26 

60 

17 

1.6 

10 

3.1 

.00 

.02 

17 

18 

21 

.00 

l.'l 

.no 

183 

2 

067-0?G 

G.P.Well-Ualden  St. 

0 

0 

6.k 

22 

50 

11 

3-7 

9.0 

2.2 

.05 

.00 

17 

10 

25 

.00 

0."1 

.or 

16c 

1 

1 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

% 

Milliprams  per  Liter 

Spec .  Cond 
(Micromhos/cm. ) 

Ul 
0) 

rH 

•M 
0 

6 

IS 

Alkalinity 

10 
10 
0) 

I 

,  Calcium 

•H 
10 
0) 

6 

Sodium 

Potassium 

Iron 

Manpanese 

Silica 

Sulfate 

01 

•0 

>H 

h 
6 

.a 
| 

Nitrate  N 

Copper 

\jDlH.  i  )  I  11 

067-03G 

Jennie  Dugan  Hell 

0 

0 

6.5 

20 

26. 

7.5 

1.8 

7.0 

1.4 

.04 

.02 

13 

8 

14 

.00 

0.7 

.03 

104 

1 

067-0'tG 

Unite  Pond  Well 

3 

7 

6.5 

17 

17 

4.8 

1.2 

4.5 

1.4 

.35 

.03 

16 

9 

7 

.01 

0.0 

.02 

65 

2 

067-05G 

2nd  Division  Well 

0 

0 

6.3 

17 

24 

7.2 

1.5 

9.2 

1.0 

.14 

.01 

13 

6 

19 

.01 

0,8 

.02 

106 

3 

O67-OI D 

Tap  in  Pub.Wks.Bldg. 

0 

3 

7.7 

19 

17 

5.1 

1.0 

14 

1.1 

.06 

.01 

0.9 

8 

18 

.00 

0.0 

.00 

107 

3 

Concord— K&Idu  a 

067A01D 

Tap  in  Diflt-MN  Also 

0 

3 

7.5 

46 

39 

14 

2.6 

20 

2-3 

.13 

.01 

.14 

19 

16 

.00 

0.7 

.00 

183 

4 

Cummington 

069-010 

Drilled  Well  at  Rt.9 

0 

0 

6.6 

53 

72 

23 

3.7 

23 

2.5 

.02 

.00 

6.8 

18 

37 

.00 

1.7 

.00 

245 

1 

o6Q-0?n 

1  )r  1  1  1  r»ti   Upl  1 
Ul  1X1CU  riclJ 

0 

0 

6.1 

18 

26 

7.0 

1.9 

2.8 

1.1 

.00 

.00 

8.6 

2 

9.0 

.00 

2.4 

2.0 

94 

1 

069-01 D 

Tap  on  System 

3 

0 

6.7 

59 

75 

24. 

3-6 

23. 

2.3 

.17 

.02 

8.6 

19 

39 

.00 

1.3 

.15 

245 

1 

Dalton-Flre  D. 

070-01S 

Anthony  Brook  Res. 

0 

22 

5.7 

it 

7 

1.3 

0.7 

0.5 

0.5 

.10 

.09 

4.4 

8 

2.7 

.00 

0.2 

.02 

32 

3 

070-02S 

Egypt  Brook  Res. 

l 

15 

5.9 

6 

8 

1.8 

0.7 

0.5 

0.6 

.10 

.08 

4.2 

7 

3.0 

.00 

0.2 

.02 

30 

3 

070-02F 

Finished  Water 

Egypt  Brook 

1 

15 

5.7 

9 

12 

2.9 

1.0 

1.0 

0.5 

.12 

.07 

3.5 

7 

3.0 

.00 

0.3 

.00 

41 

3 

070-03S 

Windsor  Res. 

2 

48 

6.7 

19 

24 

6.5 

1.8 

2.8 

0.0 

0.8 

.15 

2.7 

8 

5.7 

.01 

0.2 

.04 

53 

3 

070-01P 

Finished  Water  at  Filt  P 

Ant  hfinv  ftwrtrtlf 

0 

15 

6.2 

10 

14 

3.3 

1.2 

1.3 

0.5 

.10 

.04 

3-5 

7 

3 

.00 

0.2 

.03 

46 

J 

070-01 D 

Tap  in  Dist.  Office 

1 

12 

6.5 

13 

19 

4.9 

1.5 

2.7 

0.6 

.11 

.01 

3.5 

7 

4.3 

.00 

0.2 

.28 

58 

3 

Dalton-New  Jet.  W.C. 

070A01D 

Tap  on  System 

2 

6 

7.1 

16 

20 

5.6 

1.5 

2.0 

0.7 

.20 

.05 

M 

9 

8.0 

.00 

0.1 

.25 

68 

2 

Milligrams  per 

I. iter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

8 

a. 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

■H 

IB 
<U 

c 

i 

$ 

Potassium 

c. 

1 

0) 

I/) 

0) 

fct 
i 

0 

•r( 
(-4 
•71 

c/; 

Sulfate 

Chloride 

u 

<u 

nJ 

P 
•H 

u 

t. 

c. 
0 

6 

•O  in 

^1 
H 

0  0 

81E1 

00  w 

in 

0) 

jj 

in 
O 

O 

D.invers 

071-013 

Middletown  Pond  Liirect 

I 

78 

7.1 

9 

16 

4.8 

0.9 

7.0 

0.9 

00 

1  2 

7 

12. 

.01 

A  1 
U.J 

A  < 

71 

f  J 

j 

071-023 

Swan  Pond  Direct 

1 

1)2 

6.9 

11 

15 

".3 

0.8 

3.2 

0.3 

•  11 

02 

C'J 

8 

17 

•  02 

0.0 

AA 

•a 

071-05S 

Bnerson  Brook  Direct 

1 

150 

6.7 

14 

16 

4.2 

1.1 

11 

1.5 

•  <=  y 

P  7 

6 

20 

.03 

0.1 

•  00 

oft 

O 

071-OIG 

0. P. Well  #1 

0 

1 

7.0 

87 

118 

39 

5.2 

21 

1.6 

01 

on 

12 

3 

58 

.00 

1  A 

AO 

oft"* 

■» 

071-020 

0. P. Wei Is  Buxton  Lane 

6 

33 

7.0 

81 

84 

27 

4,2 

20 

1.8 

.76 

.8? 

13 

9 

38 

.09 

A  t 

AA 

Ann 

•x 

J 

071-01D 

Tap  in  banvers  Town  Hall 

1 
1 

}8 

7.0 

1  7 
i  1 

2.5 

14 

.20 

.13 

6.6 

7 

27 

•  00 

A  (1 

AO 

3 

u  1 1  —VJCV 

Tan  -in  MIHrllpfon  Pi  re  Sta. 

1 

60 

7.0 

11 

26 

8.7 

1.0 

8.0 

0.7 

.14 

.02 

2.0 

1 

.17 

.00 

0.1 

.12 

131 

3 

IXmvers  -State  Hosp 

Tap  in  Pump  House 

1 

57 

6.5 

111 

26 

8.6 

1.1 

8.6 

0.7 

.19 

.02 

2.9 

4 

17 

.01 

0.1 

.16 

102 

3 

Dirmouth 

072-01P 

Nnw  Bedford  Water 
Tap  in  Allen  St.  P. 3. 

^ 

5 

6.8 

12 

7 

1.0 

0.9 

15 

1.0 

.10 

.00 

3.1 

6 

20 

.00 

0.0 

.26 

100 

0 

07P-01G 

CP. Well  #1 
Chace  Rd. 

2 

77 

6.3 

21 

26 

6.1 

2.6 

18 

1.8 

.28 

.43 

9.4 

17 

21 

.00 

0.5 

.0? 

182 

3 

072-02G 

G. P. Well  f/2 
Chace  Rd. 

0 

0 

6.8 

35 

21 

'1.2 

2.4 

36 

1.6 

.04 

.01 

8.5 

16 

42 

.00 

0.6 

.11 

185 

3 

072-030 

G.P.Weil  #3 

Ch-ice  Rd. 

0 

2 

6.6 

28 

20 

4.2 

2.4 

26 

15 

.04 

.01 

8.3 

15 

30 

.00 

0.5 

.02 

182 

3 

072-O'tG 

G. P. Well  #4 
Route  6 

0 

7 

6.2 

17 

19 

4.2 

2.1 

15 

1.6 

.17 

.05 

9.2 

12 

18 

.00 

1.2 

.03 

117 

3 

072-01 D 

Tap  on  System 
Town  Hall 

0 

7 

6.2 

15 

19 

4.5 

1.9 

13 

1.2 

.12 

.02 

7.1 

10 

17 

.00 

0.4 

.44 

97 

3 

Dedh am 

073-010 

G.P.Weil  A-l 

Bridge  Street 

1 

23 

6.3 

25 

56 

16 

4.0 

22 

2.4 

.31 

.73 

11 

11 

42 

.04 

1.3 

.00 

217 

3 

1 

Milliprams  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

O. 

Alkalinity 

Hardness 

.  Calcium 

•H 

0) 

6 

Sodium 

Potassium 

Iron 

in 

§ 

1 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

id 

I 
I 

Nitrate  N 

Copper 

Spec.  Cond 
( Micromhos /cm . 

,  No.  of  Samples 

Pedham 

07  5-020 

0.1.  Well  B-l  Bridge  St. 

0 

1 

6.5 

28 

67 

19 

h  ft 

18 

2.1 

.01 

ift 
.  10 

13 

12 

42 

2.4 

.00 

222 

3 

073-05G 

G.P.  Well  D-l  Bridge  St. 

3 

25 

26 

tl 

12 

2.9 

18 

1.9 

0.5 

.71 

10 

10 

28 

.01 

0.5 

.00 

163 

3 

0  (  )-0 40 

i>.r.  Well  fc.  Bridge  St. 

0 

18 

o.<* 

3t 

59 

17 

k 

24 

2.9 

.33 

.93 

11 

12 

43 

.09 

1.1 

.00 

233 

3 

073-050 

Q.P.  Well  P  Bridge  St. 

2 

11 

6.4 

25 

54 

15 

3.7 

17 

1.8 

.55 

.38 

11 

11 

31 

.07 

1.6 

.00 

191 

3 

07>01F 

G.P.  Wells  Al  Bl  Dl  E  4  F 
Bridge  St.  Treated 

1 

11 

27 

53 

15 

3»  1 

23 

2.2 

.36 

11 

6 

35 

nli 

1.4 

.00 

197 

3 

0/ 3-Oou 

G.P.  Well  #1  White  Lodge 

u 

e 
71 

6.3 

■*ii 

jn 

°3 

ID 

3»3 

i  0 

X  .  d 

C\C\ 

IX 

f 

•in 
59 

1.1 

•  !<: 

221 

3 

00-070 

O.P.  Well  $2  White  Lodge 

0 

Q 

D.5 

OO 

JO 

li  0 

1  li 

1ft 

1  li 

13 

XI 

X> 

rtu 

•  UH 

n 

0.3 

nh 

•  UH 

<=13 

c 

0  /  5-OoG 

G.P.  Well  #3  White  Lodge 

0 

3 

0.4 

10 

58 

16 

5.1 

23 

1.5 

.00 

.  f  O 

16 

0 

37 

nft 
•  uo 

0.3 

.04 

228 

3 

0  f  3-oyu 

r%      T\         t  r     1  1      Jill      1        J  4   _     x   _  J  

G.P.  Well  (f*  White  Lodge 

0 

3 

38 

68 

18 

^  ft 

20 

1.2 

.09 

•  3<: 

15 

6 

37 

•  Ul 

0.4 

.03 

237 

3 

07  5-100 

G.P.  Well  #11  Rock  Meadow 

0 

7 

6.3 

17 

62 

18 

*.o 

43 

3.3 

.20 

.03 

9.7 

9 

90 

.01 

2.4 

.13 

369 

2 

07 3-1 10 

G.P.  Well  Dover  Rd. 

0 

5 

0.3 

22 

79 

23 

5.4 

50 

4.5 

.08 

.10 

10 

0 

170 

.00 

3.4 

.00 

560 

1 

071-01D 

Tap  on  System 

0 

6 

35 

60 

16 

4.6 

21 

1.5 

.25 

.48 

13 

2 

34 

.01 

0.7 

.30 

232 

3 

073-02D 

Tap  in  Westwood  Town  Hall 

0 

2 

6.4 

31 

57 

16 

*.5 

24 

1.7 

.15 

.25 

12 

4 

40 

.00 

1.1 

.85 

246 

3 

Deerfield  S.  D.W.D. 

O7J4  A01S 

Roaring  Brook  Res  Direct 

1 

17 

7.3 

34 

39 

11 

0.9 

1.6 

0.9 

.12 

.11 

6.4 

9 

4.0 

.00 

0.0 

.02 

91 

3 

07'*/>01G 

Tub.  Wells  off  Sugarloaf 
Street 

0 

0 

o.7 

12 

56 

15 

4.6 

12 

2.9 

.00 

.00 

10 

38 

22 

.01 

9.7 

.03 

225 

2 

07'lA01D 

Tap  on  System 

1 

12 

7.2 

37 

35 

12 

0.8 

2.3 

1.0 

.12 

.07 

6.1 

9 

4.7 

.00 

0.0 

.02 

95 

3 

Dennis 

075-010 

G.P.  Wells  Rt.  6  &  N. 
Dennis  Rd. 

0 

1 

6.1 

5 

33 

9.2 

2.4 

18 

0.9 

.00 

.00 

5.6 

5 

28 

.00 

1.0 

.04 

117 

3 

075-02G 

G.P.  Well  Sub  1  Old  Chat- 

Ham   Rn a H 

1 

4 

5 

15. 

2.8 

1.6 

9 

0.8 

.01 

.01 

5.3 

3 

20 

.00 

1.1 

.03 

85 

3 

19 


City  or  Town 

4 

Source 

1 

Color 

0. 

Milliprams  per 

Liter 

6 

x)  in 
C  0 

si 

6  U 

li 

in  ^ 

,  No.  of  Sanoles 

Alkalinity 

w 

U) 
OJ 

f 

Calcium 

§ 

•H 
in 
41 
R 

i 

Potassium 

E 

M 

01 

in 

| 

5' 

n) 
0 

•H 

.71 

Sulfate 

Chloride 

<a 

•H 
C 

I 

\ 

•H 

i 

Q- 

0 

CJ 

Uonni  s 

075-04G 

G.P.  Well  Sub  3  Old  Chat- 

ham Road 

1 

3 

5-9 

5 

9 

1.7 

1.2 

8.5 

0.7 

.03 

.01 

5.1 

4 

17 

.00 

0.3 

.02 

72 

3 

075-0^0 

G.P.  Well  Sub  4  Old  Bass 

River  Rd. 

1 

3 

5.9 

6 

9 

1.6 

1.2 

10 

0.8 

.13 

.07 

5.8 

4 

20 

.01 

0.3 

.07 

74 

3 

075-060 

G.P.  Well  #5  Rtes.  134  4  6 

1 

3 

5.9 

5 

10 

2.0 

1.1 

11 

0.8 

.13 

.02 

6.5 

4 

27 

.00 

0.4 

.16 

10^ 

3 

075-070 

G.P.  Well  #6  Old  Basa  Rlvei 

Rd. 

1 

0 

6.0 

6 

11 . 

3.2 

0.8 

10 

0.6 

•  15 

.00 

5.6 

4 

13. 

.00 

0.1 

.02 

56 

1 

075-OuO 

G.P.  Well  Sub  7  Airline  Rd. 

1 

2 

5.9 

6 

10 

1.9 

1.3 

10 

0.7 

.oft 

.03 

6.5 

6 

14 

.00 

0.3 

,o4 

67 

3 

/A»jr  Ann 

0  0-090 

G.P.  Well  HQ  Airline  Rd. 

0 

1 

5-0 

6 

12 

2.Q 

1.3 

11 

.04 

.03 

5.5 

j 

.00 

0.0 

.02 

66 

■» 
j 

075-100 

G.P.  Well  Grassy  Pond  Dr. 

0 

1 

5.7 

0 

8 

1  h 
1  .  1 

l.l 

9 

0.7 

.05 

.04 

5.5 

O 

lo 

.01 

0.4 

.03 

76 

3 

075-1 1C 

G.P.  Well  U\0  Old  Chat- 

ham Rd. 

0 

0 

5.9 

3 

l«l 

1.2 

l.l 

10 

0.9 

.08 

.01 

6.9 

4 

15 

.00 

0.5 

.75 

58 

3 

075-120 

G.P.  Well  #11  Old  Baaa 

River  Rd. 

0 

? 

Q 

17 

3.3 

2.0 

12 

0.7 

0.5 

.23 

5.6 

5 

17 

02 

0  1 

if, 

3 

075-01D 

Tap  on  System  Town  Office 

0 

1 

5-8 

8 

21 

5.2 

2.1 

17 

1.0 

0.4 

s  8 

6 

24 

.00 

0.4 

102 

j 

vi gn ton  -  w.u 

076-01 P 

Taunton  Water 

1 

7 

5.9 

is 

36 

10 

2.4 

16 

.18 

.14 

11 

18 

?8 

.03 

1.6 

.11 

158 

J 

076-01G 

Tubular  Wella  Somerset  Ave 

Off  138 

0 

11 

5.0 

15 

36 

10 

2.3 

16 

1.2 

.11 

.13 

11 

16 

28 

.02 

1 .6 

-05 

160 

3 

076-02G 

G.P.  Well  Cedar  St. 

0 

]4 

6.0 

16 

24 

7.6 

1.2 

14.8 

1.0 

.17 

.08 

10 

1  3 

8 

01 

uO 

ly 

3 

076-01 D 

Tap  on  System 

0 

9 

6.2 

23 

1)1 

13 

2.0 

7.1 

1.9 

.03 

.08 

10 

19 

10 

.01 

13 

.16 

124 

3 

Dlfihton  =  D.W.U. 

0?6A01d 

Tap  on  System  Taunton  Water 

1 

15 

6.4 

5 

11 

2.8 

0.9 

10 

0.6 

.02 

0.5 

6 

20. 

.00 

0.0 

.30 

80 

1 

I  y  \  1  1  tr  1  a  B 

1 

City  or  Town  Source 

Turbidity 

Color 

=5 
p. 

Milligrams  per  Liter 

Soec.  Cond 
(Micromhos/an. ) 

,  No.  of  Samnles 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

•H 
(A 
0) 

& 

Sodium 

Potassium 

Iron 

in 

§ 

tot 

i 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Copper 

Doug 1 as 

077-010                      Tub.  Wells,  Tap  in  P. 3 

0 

3 

6.3 

20 

JM 

11 

1.9 

15 

1.6 

.00 

.00 

12 

10 

22 

.00 

1.8 

.07 

l4i 

3 

077-01D                      Tap  in  Aown  Hall 

0 

4 

6.5 

21 

33 

10 

1.9 

15 

1.6 

.01 

.no 

11 

10 

21 

.00 

1.8 

.22 

140 

3 

078-01G                      Tub.  Wella,  Church  St. 

0 

0 

6.9 

58 

95 

25 

5.5 

50 

1-5 

.20 

.00 

18 

1 

150 

.00 

0.4 

.03 

125 

1 

078-03D                      1'ap  In  '1'own  Hall 

0 

0 

6.7 

62 

50 

14 

J*  J 

21 

0.9 

.08 

.01 

13 

1 

115 

.00 

2.0 

.37 

327 

2 

Dover  -  W.  Wks.  Inc. 

O78AOIG                      Picardy  Rd.  Deep  Well 

Tap  In  P.S. 

0 

2 

6.3 

11 

IO 

'••3 

1.1 

12 

0.5 

.03 

.00 

9.1* 

9 

20 

.00 

0. 2 

•  35 

MO 

2 

078AOID                      Tap  on  System 

0 

l 

6.3 

16 

16 

4.6 

1.2 

14 

0.4 

.05 

.00 

10 

9 

13 

.00 

0.3 

.34 

78 

3 

Dover  Water  Co. 

078BOID                      Tap  on  System 

0 

1 

6.2 

20 

29 

8 

2.2 

3* 

1.3 

.06 

.11 

12 

11 

35 

.00 

1.4 

.72 

192 

3 

Dover,  KcNamara  W.  Wks. 

078C01D                      Drilled  Well,  Tap  on  Syster 

'0 

0 

6.6 

19 

32 

8.5 

2.6 

13 

0.5 

•  03 

.02 

7.7 

12 

19. 

.00 

1.2 

.24 

124 

l 

Dover,  Meadow  Prk.  W.  Trust 

O78D010                      Tub.  Well  Field,  Tap  in  P.: 

0 

5 

6.1) 

16 

36 

10 

2.6 

16 

l.l 

.00 

.00 

6.8 

19 

26 

.00 

1.4 

.36 

155 

1 

Dncut 

079-020                      Now  Boston  O.P.  Wells 

if 1  ■ 

0 

12 

6  ^ 

24 

29 

8.8 

1.6 

7.8 

1.8 

.05 

.06 

10 

15 

14 

.00 

0.7 

.00 

123 

3 

079-03G                      Three  O.P.  Wells, Tyngsboro 

0 

6 

6.4 

26 

22 

6.4 

1.4 

19 

1.6 

.19 

1.4 

9.4 

7 

22 

.24 

0.9 

.10 

101 

3 

079-01 D                      Tap  in  Town 

0 

it 

6.4 

20 

23 

6.8 

1.4 

23 

1.7 

.03 

.09 

11 

8 

22 

.00 

0.8 

.07 

12} 

3 

Dudley 

080-01G                      Tub.  Wells,  Tap  in  P.S. 

0 

0 

6.5 

18 

22 

6.9 

1.3 

6.1 

1.3 

.00 

.13 

8.8 

10 

6.7 

.00 

0.6 

1.? 

9' 

3 

Mill  iprrvimr 

per 

Liter 

g 

in 

0) 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

a 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

•r( 
V) 

a) 

6 

1 

■H 

3 

Potassium 

c 

i 

4> 

m 

§ 
u 
c 

1 

Silica 

Sulfate 

|  Chloride 

10 

QJ 
•H 

u 

& 

c 
0 

CJ 

Scec.  Ccnd 
( Micromhos  / 

I 

ItH 
O 

6 

Dudley 

08O-0?G 

G.P.  Wells,  Schoflold  Ave. 
Tap  in  P. 3. 

0 

1 

6.3 

16 

25 

7.7 

i.'» 

9.4 

1.9 

.00 

.04 

11 

11 

13 

.00 

1.1 

.08 

107 

3 

0B0-030 

0. P.  Well  #3,  Tap  In  P.S., 
Po'.ash  Brook 

0 

0 

6.2 

17 

31 

8.5 

1.5 

12 

2.0 

.00 

.05 

10 

13 

18 

.00 

1.3 

.0^ 

I'll 

OHO-OID 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.2 

19 

27 

8.3 

1.5 

11 

1.8 

.02 

.04 

10 

13 

14 

.00 

1.1 

.85 

119 

3 

Duns  t<it>l  6 

0R1-010 

Tub.  Wells,  Pleasant  St. 

1 

8 

6.4 

27 

3'' 

11 

1.7 

13 

2.3 

.23 

0.7 

10 

Q 

H 

27 

.04 

0.7 

.00 

3 

08l -01 D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

2 

6.1) 

27 

34 

11 

1.7 

14 

2.2 

.06 

.04 

10 

n 
b 

25 

.01 

0.8 

.41 

l'lc 

3 

Vt\  t  ¥  rii  1  rv 

08?-0lG 

Tubular  Wells,  Millbrook  P 

7 

20 

6.1 

10 

20 

3.9 

2.5 

14. 

1 

0.7 

.04 

11 

11 

23 

.00 

1.3 

.01 

lit. 

2 

08?-0?G 

Gravel  Packed  Well, 

Pnrt  ri  Hffp   Ro a H 

0 

0 

6.0 

10 

28 

6.1 

2.9 

19 

1.4 

.02 

.01 

11 

11 

32 

.00 

1.8 

.00 

143 

VJ  •  1  •     nB  X  J.  |     1  '*    |  *. 1  L»  Ol>i 

0 

2 

9 

43 

7-9 

S.7 

28 

1.4 

.00 

.35 

11 

30 

47 

.01 

1.0 

.21 

21E 

3 

fi   P     Up>1  1      1  akp  Short*  Dr 

VJ  •  I  •      Well  1      ItHRC     OIIVJI          1/1  • 

0 

2 

S.9 

7 

20 

4.1 

2.3 

11 

1.1 

.00 

.12 

11 

17 

23 

.00 

0.9 

.01 

9f 

3 

ft  P     WpI  1     Mi  11  brook 

0 

2 

6.2 

10 

19 

3.7 

2.3 

14 

0.9 

.04 

.03 

11 

2 

22 

.00 

0.7 

.03 

9H 

3 

o8?-o6o 

2  G.P.  Wells,  Rte.  3A 

0 

2 

6.1 

9 

12 

2.3 

1.5 

9.4 

0.6 

.04 

.05 

11 

1 

13 

.00 

0.0 

.07 

70 

3 

082-01D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

2 

6.6 

26 

31 

10 

1.4 

12 

0.7 

.02 

.03 

12 

4 

17 

.00 

0.? 

.33 

115 

r.  1o  I    I  >I  1  lj£  c  Wcl  W:  I 

OH^-01  Cm 

R  P     Well   III      Pond  St. 

1 

7 

6.1 

10 

21 

'1.7 

2.1 

13 

1.5 

.58 

.05 

12 

8 

20 

.04 

o.r 

.05 

10F 

3 

)~\J c.KJ 

n  P     Well   HP     Crescent  St. 

0 

2 

6.0 

11 

44 

11 

4.3 

21 

1.6 

.51 

.14 

11 

15 

19 

.00 

1.7 

.O'l 

15V 

^ 

0R3-03G 

G.P.  Well  #3,  Hudson  St. 

0 

6.2 

18 

26 

5.6 

3.0 

7.2 

0.7 

.04 

.03 

15 

9 

13 

.00 

0.? 

.00 

% 

3 

083-OID 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.1 

1* 

33 

8.2 

3.0 

10 

1.3 

.06 

.05 

14 

19 

15 

.01 

l.f 

2.1 

12f 

2 

1 

197M 

Millifrrams  per  Liter 

6 

w 

V 
r-\ 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

% 

Hardness 

.  Calcium 

•H 

in 
Q 

& 

| 

Potassium 

Iron 

Manganese 

0 

•H 
rH 

'tr 

Sulfate 

Chloride 

.a 
| 

Nitrate  N 

Copper 

Spec.  Cond 
(Micromhos/ 

i  No.  of  Samr 

East  Longmeadow 

085-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

10 

6.3 

g 

13 

3.6 

1.0 

s  8 

0.6 

.19 

.01 

4.1 

5 

11 

.00 

0.1 

.09 

57 

2 

Eaathampton 

O87-OIG 

8  in.  O.D.  ft  Tub.  Wella, 
Hendrifika  St. 

0 

0 

7.6 

44 

SO 

16 

2.5 

5.2 

0.6 

•  15 

.01 

11 

11 

16 

.00 

1.4 

.02 

170 

3 

087-020 

G.P.  Well  #1,  Hendricka 
ox.  |    lap  in  r.o. 

0 

0 

7  ft 

63 

71 

24 

2.8 

3.7 

0.6 

.02 

.00 

11 

17 

17 

.00 

0.8 

.02 

183 

3 

087-01)0 

G.P.  Well  #3,  Nonotuck  Rd. 

0 

\ 

8.0 

41 

S4 

19 

1.9 

3.1 

0.7 

.03 

.00 

9.H 

11 

9 

.00 

2.0 

.10 

139 

3 

O87-OID 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

8.0 

si 

55 

17 

1  0 

7 

6.7 

.01 

.02 

14 

17 

.00 

1.3 

.02 

172 

3 

Eaaton 

088-010 

G.P.  Well,  Haakella  Pit, 
Tap  in  P.S. 

0 

1 

5.9 

10 

2"? 

6.2 

1.8 

12 

1.5 

.01 

.05 

9 

8 

19 

.00 

1.4 

.06 

118 

3 

088-020 

Ames  Gravel  Walled  Well, 
Tanp  in  P.S.,  Rte.  138 

0 

0 

6.1 

20 

3] 

9.1 

2.0 

21 

2.7 

.00 

.00 

9 

6 

28 

.00 

2.6 

.05 

105 

3 

O88-O3G 

G.P.  Well  #3,  Red  Mill  Rd. 
lap  in  r.o. 

0 

3 

O.} 

29 

24 

6.3 

2.0 

14 

1.1 

.00 

.11 

10 

12 

13 

.00 

0.6 

.07 

118 

3 

088-04G 

G.P.  Well,jj/4,  Rte.  I38 

0 

l 

6.3 

30 

37 

10 

2.9 

39 

1.2 

.02 

.00 

13 

6 

*3 

.00 

3.2 

.03 

238 

3 

088-01D 

Parkview  School 

0 

l 

6.2 

20 

28 

8 

2. 1 

18 

1.6 

.01 

.00 

11 

24 

.00 

2.0 

.18 

149 

3 

Edgartown 

089-01G 

Dug  ft  Tubular  Wella, 
Wintucket 

1 

8 

6.7 

10 

6 

0.9 

0.9 

12 

0.5 

.11 

.00 

4.2 

2 

13 

.00 

0.0 

.04 

56 

3 

089-05G 

G.P.  Well  §2,  Shurtleff 
Gaa 

0 

0 

5.7 

10 

25 

4.8 

"5.1 

19 

3.1 

.04 

.09 

8.3 

12 

29 

.27 

3.5 

.17 

159 

3 

089-O'lG 

Maahachet  G.P.  Well,  Tap 
in  P.S. 

0 

0 

6.7 

15 

9 

1.4 

1.2 

13 

0.6 

.00 

.01 

7.6 

0 

14 

.00 

0.1 

.00 

81 

2 

Millifrramr 

per 

Liter 

e 

in 
<v 

City  or  Town 

Source 

2? 

3 

•H 
X> 

3 

s 

8 

0. 

AUcalinity 

n 

1/1 

i 

•H 
O 
H 

3 

■H 
1/1 

1 

Potassium 

c 

B 

<u 

0) 

1 

I 

8 

•H 

d 

Sulfate 

Chloride 

m 

•H 

N'itrate  N 

n. 

p. 

8 

SI 

0  u 

A)  -r) 

0  s 

to  ^ 

in 

0 

O 

Kdgartown 

089-01 D 

Tap  on  System 

0 

3 

6.8 

18 

7.3 

1.0 

1.1 

iu 

0.6 

.04 

.00 

8.9 

1 

15 

.00 

0.1 

.01 

80 

3 

Egreniont 

090-01 D 

Tap  in  Town 

1 

4 

7.2 

25 

29 

7.9 

2.3 

5 

0.8 

.07 

.03 

3.4 

5 

5.3 

.00 

0.1 

.01 

73 

3 

Erving-Millers  Falls  P. 

D. 

091-01D 

Tap  on  System  In  Ervlng 

1 

7.1 

28 

36 

11 

2.2 

3.6 

l.o 

.17 

.02 

9.5 

13 

6 

.00 

0.0 

.16 

95 

3 

Essex 

092-02G 

O.P.  Well  §2,  Harry 
Horrana  Drive 

<^ 

J 

l)S 

H2 

6.4 

27 

21 

4  7 

2.1 

11 

0.9 

1.7 

.69 

11 

8 

17 

.09 

0.0 

.07 

109 

3 

092-030 

O.P.  Well  #3,  Chebacco  L. 

5 

88 

6.5 

34 

29 

7.1 

3.0 

14 

l.l 

4.5 

.59 

12 

7 

20 

.09 

0.0 

.04 

131 

3 

092-01 D 

Tap  In  Pire  Station 

12 

33 

6.5 

29 

26 

7.0 

2.1 

12 

l.o 

13 

•  53 

12 

5 

17 

.06 

0.0 

.21 

124 

3 

Everett 

09>01  D 

Tap  in  City  Hall 

0 

8 

6.5 

6 

13 

3.8 

0.7 

6.2 

0.7 

.15 

.01 

2.5 

7 

12 

.33 

0.3 

.08 

61 

3 

Pal rha ven 

09'l-01G 

Tubular  Wells  near 
Nasketucket  River 

0 

38 

6.1 

17 

34 

8.2 

3-2 

13 

3.  4 

.08 

.04 

7.3 

3 

21 

.01 

2.2 

.04 

151 

3 

OQ4-02G 

Tubular  Wells  near 
ria  \j  i*a  poi  se  x.  1*  nivei 

0 

7 
f 

6.2 

17 

22 

S.3 

2.3 

2.5 

.42 

•  25 

7.1 

4 

18 

.01 

1.6 

.1? 

122 

3 

094-01 D 

Tap  in  System 

0 

7 

6.2 

17 

23 

5-4 

2.3 

13 

2.5 

•  39 

.21 

8 

3 

18 

.01 

1.6 

.28 

1?4 

3 

094-02D 

New  Bedford  Water 

0 

22 

6.5 

15 

25 

6.5 

2.1 

15 

1.8 

.10 

.00 

4.6 

7 

21 

.00 

0.8 

.19 

121 

2 

Pall  River 

095-ois 

North  Watuppa  Pond 

1 

7.0 

7 

11 

2.6 

1.0 

7.5 

0.6 

.10 

.05 

0.9 

9 

11 

.00 

0.0 

.01 

56 

3 

095-025 

Noqnochoke  P.S.,  Ind.  Sup. 

2 

11s 

6.2 

8 

15 

3.5 

1.6 

10 

1.0 

•  9l 

.  10 

2.8 

10 

16 

02 

o.l 

00 

■* 

1 

Milliprams  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

0. 

| 
1 

Hardness 

.  Calcium 

•H 

in 

4) 
& 

g 
I 

Potassium 

Iron 

m 

I 
I 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

id 

•H 

| 

Nitrate  N 

Copper 

Spec.  Cond 
( Micromhos / cm . 

n 

«) 

(1 

<n 
0 

6 

■z. 

Fall  River 

095-03S 

Copicut  Res 

3 

80 

6.0 

5 

10 

2.0 

0.9 

3.0 

0.7 

0.7 

.08 

2.4 

7 

6.7 

.04 

0.1 

.07 

37 

3 

095-OI D 

Tap  in  Wat.Wks.Bldg. 
Bedford  St. 

1 

13 

6.3 

7 

10 

2.5 

0.9 

8.7 

0.6 

.09 

.02 

1.1 

9 

15 

.00 

0.0 

.00 

68 

3 

095-02D 

Tap  in  City  Hall 

2 

12 

6.5 

8 

11 

2.6 

1.0 

9.3 

0.6 

.13 

.04 

0.9 

9 

15. 

.00 

0.0 

.05 

71 

3 

Falmouth 

096-013 

Long  Pond,  Raw 

0 

n 

6.8 

9 

10 

1-9 

1.1 

8 

0.5 

.01 

.00 

1.1 

5 

14 

.00 

0.0 

.00 

63 

3 

O96-OIF 

Long  Pond, Finished  Water 
Tap  in  P.S. 

0 

l 

6.9 

9 

10 

1.9 

1.1 

8.7 

6.6 

.02 

.00 

1.1 

4 

15 

.00 

0.0 

.02 

62 

3 

096-01D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

3 

6.9 

9 

12 

3.0 

1.0 

9.2 

0.6 

.04 

.00 

2.1 

0 

15 

.00 

0.0 

.01 

64 

3 

Falmouth-Otis  AFB 

096A01G 

CP. Well  J 

0 

2 

6.0 

6 

37 

6.2 

5.1 

7.3 

1.3 

.02 

.02 

8.1 

10 

15 

.00 

5."» 

.02 

120 

2 

096AOPG 

0. P. Well  Q 

0 

2 

6.8 

38 

19 

3.6 

2.3 

28 

1.1 

.03 

.00 

10 

7 

15 

.00 

1.4 

.00 

132 

2 

096A0'IG 

G. P. Well  E 

0 

3 

6.7 

30 

27 

5-? 

3.5 

18 

40 

.18 

.03 

6.2 

3 

15 

.03 

1.8 

.03 

13" 

1 

096 AO ID 

Tap  in  HdqtrB.  Bldg. 

1 

2 

6.8 

18 

37 

6.5 

5.3 

18 

13. 

.4l 

.01 

8.3 

7 

16 

.01 

*.3 

.01 

161 

2 

Fitchbui-g 

097 -01S 

Meetinghouse  Pond  at 
Gatehouse 

0 

6 

6.3 

5 

12 

3.* 

0.6 

6.8 

0.9 

.04 

.01 

1.9 

8 

13 

.02 

0.0 

.02 

62 

3 

097-02S 

Scott  Res. at  Gatehouse 

1 

12 

7.7 

7 

9 

2.2 

0.6 

3.9 

0.7 

.06 

.02 

2.4 

8 

9 

.00 

0.2 

.00 

"7 

2 

097-03S 

Wachnsett  L.ike  at 
Gatehouse 

1 

18 

6.2 

5 

8 

2.3 

0.5 

12 

0.9 

2.9 

.02 

2.7 

5 

19 

.06 

0.0 

.00 

76 

3 

097-0'lS 

Lowell  Res.  at  Dam 

0 

5 

6.8 

3 

6. 

1.5 

o.4 

4.o 

0.5 

.06 

.04 

5.0 

6 

7.0 

.00 

0.0 

.01 

40 

3 

097-05S 

Falulah  Res. 

0 

8 

6.4 

it 

6 

1.6 

o.it 

3.9 

0.5 

.17 

.05 

4.6 

6 

6.7 

.00 

0.0 

.00 

36 

3 

097 -06S 

Mare  Meadow  Resprvoir 

1 

17 

6.3 

4 

7.3 

2.1 

0.4 

".3 

0.6 

.15 

.01 

1.5 

5 

8.3 

.03 

0.1 

.00 

40 

3 

Milligrams 

.  per 

Liter 

City  or  Town 

Source 

• 

Turbidity 

Color 

Alkalinity 

Hardness 

.  Calcium 

Magnesium 

Sodium 

Potassium 

Iron 

CD 

in 

§ 
1 

IT) 
O 
•rH 

rH 

•A 

v~. 

Sulfate 

Chloride 

<d 

•H 

* 

}  Nitrate  N 

U 
8. 

Q, 
O 
O 

Soec.  Cond 
( Micromhos / cm . 

,  No.  of  Samnles 

Pi  t  ntihiiw 

r  i  i  v.  1 1 1    j  i 

097-07S 

Overlook  I»ake 

1 

4 

6.3 

4 

6.7 

1.7 

0.5 

5.3 

0.5 

.09 

.01 

3.0 

6 

9 

.01 

0.0 

.01 

40 

097-08S 

1 

?3 

6.2 

3 

6 

1.7 

0.5 

6.0 

0.7 

.24 

.02 

3.3 

6 

10 

.02 

0.1 

01 

45 

3 

11  ini  ui  u   itccici  vuii 

1 

16 

6.0 

3 

7 

2.0 

0.1* 

3.3 

0.5 

.12 

OS 

2.8 

6 

7.0 

01 

0.0 

01 

38 

3 

097-1 OS 

Shs t tuck  Be  servo i  r 

0 

27 

6.1 

6 

1.7 

0.5 

5.0 

0.5 

.16 

.02 

5.2 

6 

8.7 

.01 

0.1 

.00 

4o 

3 

097-01 D 

Tap  in  City  Hall,  Low  Serv. 

0 

6 

5.8 

3 

7 

2.1 

0.5 

5.9 

0.6 

.22 

•  05 

3.1 

6 

11 

.00 

0.0 

0.8 

51 

3 

097-02D 

Tap  at  Water  Wks.  Shop 
High  Service 

1 

10 

6.1 

4 

9.0 

2.8 

0.5 

6.9 

0.8 

.28 

.04 

2.1 

6 

11 

.01 

0.0 

0.6 

56 

3 

Foxbo rough 

099-01 G 

CP.  Well  U\,  P.S.  #1 
off  Chestnut  St. 

0 

1 

6.3 

21 

41 

12 

2.7 

14 

1.0 

.00 

.02 

11 

13 

24 

.00 

2.2 

.00 

14Q 

3 

099-020 

CP.  Well  #2A,  P.S.  #1 
off  Chestnut  St. 

3 

14 

6.3 

29 

1)0 

11 

2.7 

16 

1.2 

.53 

.56 

9.1 

11 

27 

.02 

2.2 

.00 

164 

3 

099-03P 

CP.  Wella,  1,2A,  3,  P.S. 
#1,  Venturi  Pit,  Finished 

1 

3 

6.2 

18 

35 

10 

2.4 

13 

1.1 

.20 

.22 

10 

10 

21 

.01 

1.8 

.11 

139 

3 

099-O'iG 

CP.  Well  #1,  P.S.  #2 
off  South  St- 

1 

3 

6.1 

12 

21 

6.0 

1.5 

10 

1.2 

.05 

.01 

9-9 

12 

16 

.00 

0.8 

.26 

100 

2 

099-05G 

CP.  Well  #5,  P.S.  #2 
off  South  St. 

0 

0 

6.1 

12 

22 

6.5 

1.5 

12 

1.5 

.05 

.02 

10 

11 

21 

.00 

o.R 

.05 

112 

1 

099-06P 

CP.  Wells  1,  5,  6.  P.S. 
#2,  1st  House  after  Troat. 

0 

2 

6.5 

25 

37 

12 

1.6 

11 

1.6 

.07 

.00 

10 

10 

19 

.00 

1.0 

.20 

134 

2 

099-07G 

CP.  Well  /ft,  P.S.  #3 
off  Oak  St. 

0 

1 

6.3 

18 

30 

8.9 

1.8 

13 

0.7 

.04 

.05 

12 

10 

22 

.00 

1.4 

.00 

132 

3 

099-080 

CP.  Well  //8,  P.S.  #3 
off  Oak  Street 

1 

0 

6.2 

34 

32 

9.5 

1.9 

Ik 

0.9 

.09 

.08 

11 

9 

23 

.00 

0.7 

.00 

136 

3 

099-09P 

CP.  Wells  #7,8,9,  P.C  #3 
1st  House  after  Treatment 

0 

0 

6.2 

17 

30 

9.1 

1.7 

lk 

0.7 

.04 

.02 

11 

0 

23 

.00 

1.3 

.lrl 

126 

3 

1 

Milligrams  per  Liter 

6 

)les 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

(X 

1 

Hardness 

.  Calcium 

•H 
H 
9) 

Sodium 

Potassium 

Iron 

<u 
in 
U 

§ 

i 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

i  Nitrate  N 

Copper 

Spec.  Cond 
(Micromhos/ 

,  No.  of  Sanrr 

Foxbo rough 

099- JOG 

H.P.  Well  #10  off  Oak  St. 

Q 

i) 

6.0 

8 

6.1, 

1.1 

10 

o.s 

.01 

.01 

J 

2? 

.00 

0.6 

.Ok 

99 

3 

099-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

3 

6.2 

21 

35 

11 

2.1 

13 

0.8 

.01 

.02 

11 

11 

20 

.00 

1.3 

.50 

13S 

3 

Framinghani 

100-01 P 

MDC  Sta.  Edgell  Rd.  P.S. 

0 

5 

7.2 

9 

12 

3.5 

0.7 

9.3 

0.8 

.01 

.01 

2.9 

7 

13 

.00 

0.1 

.00 

73 

3 

100-02P 

MDC  Sta.  Tap  In  P.S., 
Grove  Street 

0 

7 

7.5 

10 

12 

3.5 

0.7 

9.2 

0.7 

.02 

.01 

3.0 

7 

12 

.00 

0.1 

.02 

71 

3 

100-03P 

MDC  Station,  Tap  in  P.S., 
Elm  Street 

0 

i) 

8.2 

11 

12 

3.6 

0.7 

11 

6.8 

.03 

.01 

33 

8 

13 

.01 

0.2 

.00 

79 

2 

l on-o^p 

MDC  Station,  Tap  in  P.S., 
P3  eaaant  Street 

U 

8 

12 

0.7 

8  S 

0.8 

.02 

.01 

7 

12 

.00 

0.1 

.01 

72 

3 

100-011) 

Tap  in  Town  Hall 

c 

J 

7.5 

11 

12 

0.7 

8.6 

0.8 

.06 

.01 

0 

8 

12 

.00 

0.2 

.oh 

73 

3 

Frairinghim  -  MCPA 

• 

100A010 

G.P.  Well,  Rte.  9,  Tap 
in  P.S. 

0 

2 

6.2 

29 

107 

32 

6.2 

1)7 

3.5 

.00 

.00 

13 

27 

139 

.00 

3.6 

.00 

550 

^ 

Frank 1  in 

101-02G 

2  G.P.  Wells,  Beaver  Pd. 

3 

53 

0.1 

22 

3? 

9.6 

1  Q 

2? 

1.2 

•  *»6 

•  \)«- 

10 

10 

'tl 

.0? 

0.3 

1.0 

181 

3 

101-03G 

G.P.  Well  #3,  Grove  St. 

0 

k 

D.  ? 

17 

30 

9.0 

1.8 

11* 

1.7 

.01 

.01 

10 

12 

21 

.00 

l.P 

.11 

137 

3 

101-0itfl 

G.P.  Well  fl'i  -  Miller  St. 

0 

0 

O*  <; 

13 

17 

6.8 

1.3 

11 

0.6 

.00 

.00 

10 

10 

18 

.00 

0.7 

.0? 

105 

3 

101-05G 

G.P.  Well  #5  -  Miller  St. 

0 

1 

6.2 

18 

27 

8.2 

1.6 

15 

0.8 

.00 

.00 

8.8 

11 

25 

.04 

0.9 

2.0 

131 

3 

101-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

2 

6.1 

17 

27 

8.2 

1.7 

18 

0.9 

.0? 

.21 

6.0 

11 

30 

.00 

0.6 

•  13 

I'll 

3 

Freetown 

102A01G 

Drilled  Well  /fl  -  Asponet 
Bay  Shores 

8 

?0 

81 

17'i 

'•5 

15 

50 

O.G 

1.3 

.28 

11 

39 

160 

.00 

0.0 

.00 

57C 

l 

Milligrams  per  Liter 

6 

iles 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

Alkalinity 

Hardness 

.  Calcium 

•H 
VI 
4) 

i 
1 

i 

Potassium 

Iron 

CD 

in 

CD 

c 
SJ 

f 

0 

rl 

•H 

1/: 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

II 

I 

•H 

t. 
8. 

c 

8 

S| 

y 

10  ^ 

.  No.  of  Sami 

Freetown 

102A02G 

Drilled  Well  ft?  -  Assonet 
Bay  Shores 

12 

50 

7.1 

81 

102 

30 

6.6 

10 

0.5 

1.2 

•  73 

17 

29 

22 

.00 

0.0 

.00 

250 

1 

102A01D 

Tap  on  System  -  Assonrt 
Bay  Shores 

6 

15 

7  9 
f  •  ^ 

77 

187 

50 

15 

50 

0.0 

1.0 

•  31 

17 

36 

130 

.00 

O.n 

.00 

500 

1 

Gardner 

10>01S 

Crystal  Lake  near  H.S. 

n 

j 

7.0 

11 

17 

k.8 

1.2 

10 

1.2 

.07 

.0} 

3. 3 

11 

17 

.00 

0.1 

.0? 

97 

3 

103-023 

Perley  Brook 

1 

35 

r>.o 

5 

9 

2.2 

0.0 

6.3 

0.6 

.25 

.05 

2.6 

7 

10 

.CI 

0.0 

.00 

49 

3 

103-01D 

Jap  in  city  nail 

1 

7 

6  7 
O.  ( 

13 

16 

5.0 

0.9 

9.3 

i.i 

.10 

.01 

3.0 

11 

18 

.01 

0.1 

0.5 

68 

3 

Gardner  State  Hospital 

103A01G 

Tubular  Hells-Tap  in  P.S, 

0 

4 

5-9 

8 

13 

-> 

68 

1.0 

.08 

.01 

8.5 

12 

9 

.00 

0.1 

1.0 

7ll 

2 

lO^AOlD 

lap  in  Acini,  tiiog. 

0 

k 

10 

16 

1.9 

0  0 

6.5 

0.6 

.04 

.01 

8.2 

12 

10 

.00 

0.1 

1.4 

74 

2 

Georgetown 

105-020 

Metcalf  G.r.  Well 

3 

27 

6.3 

26 

'11 

12 

2.6 

9.3 

1.5 

.11 

.26 

18 

15 

15 

.02 

0.6 

.04 

3  33 

3 

105-05G 

G.P.  Well  If?  -  Marshall  W 

0 

5 

6.6 

'•9 

66 

19 

't.2 

8.5 

1.7 

.1? 

.23 

18 

16 

15 

.03 

0.4 

.01 

1"/ 

3 

1 03-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

1 

'to 

65 

19 

4.0 

8.6 

1.0 

•  01 

.06 

17 

10 

19 

•  uu 

0.4 

.12 

165 

■a 

Gill  Hiverslde  Water  Co. 

106-010 

Spring,  Main  St. 

0 

5 

6.5 

25 

31 

8.8 

2.1 

8.4 

1.0 

.09 

.02 

9.9 

11 

12 

.00 

1.2 

.35 

llr 

3 

106-01D 

Tap  on  System 

0 

3 

£•  7 

25 

31 

8.8 

2.1 

8.4 

1.0 

.09 

.0? 

9.8 

11 

12 

.00 

1.2 

.11 

11"* 

3 

Gill  Mt.  Hermon  School 

106A01G 

Tub.  Wella-off  Gill 

1 

7 

A  li 

L)  »  M 

13 

22 

6.3 

1.4 

4.8 

0.7 

.14 

.00 

7.5 

7 

13. 

.00 

0.9 

.17 

79 

3 

Gloucester 

107-01S 

Babson  Res. -Direct 

1 

48 

(».'! 

5 

9 

1.6 

1.1 

10 

0.6 

.37 

.09 

4.1 

8 

18 

.0: 

0.' 

1  .0 

83 

3 

1 

Milligrams  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

ag 
& 

| 

Hardness 

.  Calcium 

•H 
Ul 

4> 
f 

Sodium 

Potassium 

Iron 

Manganese 

3 

•H 

Sulfate 

Chloride 

•  Nitrate  N 

Copper 

Spec.  Cond 
(Micromhos/cm. 

,  No.  of  Santoles 

Gloucester 

iv { -uir 

Bab son  Res*  -  Finished 

0 

1 

0.  J 

25 

8.1 

1.1 

10 

0.7 

.00 

.09 

25 

19 

.00 

0.0 

.02 

127 

3 

1U  f -1Mb 

Haskell  Reservoir 

0 

10 

^  ft 

ii 

Q 
O 

l  .t 

1  0 

9.3 

0.5 

.09 

.27 

4  q 

9 

0 

.02 

lie; 

j 

L\J  f  -U  w 

Wal 1 ace  Re  servo i  r—  Pirec  t 

0 

14 

6.2 

7 

1.2 

7.2 

0.5 

.10 

.09 

3.0 

7 

12 

.02 

0.0 

.00 

&2 

3 

1 07 - 0  ^R 

nag  •  Ave  *  |    1  •  1  •  naw 

0 

5 

o.;> 

q 

29 

10 

1.0 

8.5 

0.6 

.10 

.00 

1.7 

17 

13 

.00 

0.0 

.00 

87 

2 

I07-O 

fiafs  •  Mve  ■ ,    1.1.  r  1 111  y Dcu 

1 

it 

«^  8 

3 

?9 

10 

1  0 

8.5 

0.7 

.10 

.05 

2.4 

21 

14 

.01 

0.1 

.01 

115 

2 

107—0^3 

Pi  i  I     1  a    RrnnV    Rn  a 
L'lr.e    a    IH  UOK  l\C9« 

20 

J*  j 

4 

8 

1.4 

n  Q 

7.1 

0.6 

.20 

.11 

9 

11 

.00 

0.0 

.00 

66 

3 

1  A*l  ACQ 

Klondike  Quarry  Emerg. 

1 

5 

7 

15 

3.3 

1.3 

8.0 

1.4 

.05 

.02 

4.4 

10 

13 

.01 

0.2 

.00 

79 

3 

1(1/  -UDj 

Fernwood  Lake 

1 

112 

2 

6 

0.9 

0.9 

6.2 

0.4 

0.5 

.05 

4.1 

7 

9 

.01 

0.0 

.00 

58 

3 

107-07S 

Goose  Cove  Res. 

1 

5-5 

5.9 

7 

8 

1.6 

1.0 

7.3 

0.6 

.55 

.09 

2.6 

6 

11. 

.01 

0.0 

.02 

63 

3 

107-0 ID 

Tap  in  City  Hall 

8 

6.3 

Q 

12 

1 1 

1.1 

10 

0.6 

.20 

.05 

j*  j 

27 

18 

.00 

0.1 

.02 

12S 

3 

Gosnold 

1 09-01 0 

Tubular  Wells  Before 
Treatment 

0 

2 

6.1 

13 

18 

2.8 

2.6 

17 

1.5 

.06 

.00 

18 

8 

25 

.00 

o.e 

.04 

11? 

3 

1 09-01 P 

Tubular  Welle  after 

Ilea  UUCI 1  v-    t^ciliMllO    »J  i'» 

0 

7.1 

31 

20 

4.0 

2.3 

25. 

1.8 

.04 

.00 

13 

9 

26 

.00 

o.s 

.04 

14^ 

2 

1 09-01 D 

Tm   In   Tnun  Hall 
1  .  i  \)   xii    1 ' J ***  1 1   1111  1  1 

1 

4 

7.0 

29 

18 

3.0 

2.6 

25 

1.7 

.24 

.00 

13. 

8 

32 

.00 

0.E 

.02 

.  ti  t 
1 1t 

3 

Grafton  Water  Co. 

1 10-01G 

Du?  Wells, Mlllbury  St. 
lap  in  r .0. 

0 

5 

O.  C. 

25 

69 

21 

3.9 

40 

5.6 

.08 

.00 

7.7 

22 

66 

.00 

3.6 

.11 

37C 

fS    P   Uall     i/»  Fiat 

0 

10 

6  s 

40 

39 

12 

2.1 

17 

3.5 

.05 

.60 

10 

9 

27 

.03 

o.c 

.00 

17C 

1 

110-04G 

G.P.Weil  #3  East  St. 

6 

16 

6.4 

30 

5.5 

16. 

3.3 

28 

3.8 

1.9 

.67 

10 

1 

55 

.06 

o.e 

.02 

273 

3 

110-01D 

Tap  on  System 

0 

3 

6.7 

62 

64 

19 

3.7 

42 

3.5 

.01 

.06 

11 

19 

5.4 

.00 

1.5 

.14 

33t 

3 

1 

Millifrrams  per  Liter 

in 

01 

J? 

in 

0 
6 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

h 
8 

0. 

Alkalinity 

Hardness 

.  Calcium 

•ri 

in 

01 

i 

i 

Potassium 

c 

E 

M 

01 

0 

3 

to 

Sulfate 

Chloride 

tO 

0) 
4-> 

m 

$ 

•rl 

u 

p 

i 

11 

p  2: 

00  w 

Grafton  Water  Co.  (Con't.) 

110A010 

O.P.  Well  ^l-Off  122 
Tap  in  Pump  Station 

0 

2 

6.1 

4 

10 

5.5 

0.9 

in 

1.9 

.00 

.00 

11 

9 

26 

.00 

1.3 

.04 

11< 

2 

110A02G 

G.P.  Well  #2-Fcrry  St. 

at    M<"M"fVi    n^nf  t/^n 
a  it    nui  Lfl    UI  £11  1  '  >i  1 

0 

2 

6.1 

a 

0 

1.2 

19 

i  p 

1  •  n 

.00 

.01 

7.7 

11 

35 

.00 

.On 

157 

2 

110A01D 

Tap  on  System 

0 

2 

6.1 

9 

19 

5.3 

1 .1 

17 

2.5 

.01 

.01 

11 

10 

39 

.00 

2.2 

.0? 

174 

2 

Granby ■  Bach,  Knoll 9 

111-010 

Deep  Tubular  Well,  Tap  in 
Pump  Station 

0 

0 

7.0 

69 

107 

33 

6.0 

9.0 

0.6 

.00 

.00 

9.k 

41 

8.0 

.00 

1.9 

.05 

180 

1 

Granville,  Gr.  Cen.  W 

Co. 

11?-01G 

Deep  Tubular  Well,  Tap  in 
Pump  Station 

2 

3 

7.5 

3'* 

39 

11 

0  P. 

3.2 

1.5 

•  23 

.00 

11 

8 

3.7 

.00 

0.0 

.01 

102 

3 

112-02G 

Springs  *  Collecting  Well 

A 

1 

6.7 

i  a 

lU 

LU 

~\  a 

0.6 

1.9 

0.9 

.00 

.00 

10 

2.7 

.00 

0.0 

.00 

39 

3 

11 2-01 D 

Tap  on  System 

a 
U 

1 

6.6 

13 

12 

3.'* 

0.8 

2.1 

0.7 

.00 

.00 

9.3 

1 

3.0 

.00 

0.0 

1.0 

43 

3 

Great  Darrlngton  Fire 

Diat. 

113-01S 

East  Mountain  Res. 

9 

7.5 

•ill 

"*Q 

Q 

3.8 

1.3 

n  0 

.ok 

.01 

4.6 

3.0 

.00 

0.0 

.0? 

89 

J  1  7*Uri) 

Green  River  *Raw* 

0 

2 

7.5 

77 

89 

25 

6.3 

3.7 

0.6 

.01 

.00 

3.5 

10 

8 

.00 

0.7 

.01 

180 

3 

113-01D 

Tap  on  System 

0 

0 

7.4 

85 

97 

26 

7.7 

3.3 

0.5 

.00 

.04 

3.7 

10 

12 

.00 

0.7 

.01 

202 

3 

113A01S 

Long  Pond,  Raw 

0 

9 

7." 

74 

82 

19 

8.3 

1.1 

0.3 

.02 

.01 

0.7 

9 

2.3 

.00 

0.0 

.01 

156 

3 

113A01F 

Long  Pond,  Finished 

0 

6 

7.4 

73 

83 

19 

8.3 

1.1 

0.1) 

.00 

.00 

O.B 

9 

2.3 

.00 

0.1 

.00 

160 

■3 

113A01D 

Tap  on  System 

1 

6 

7.4 

76 

82 

19 

8.2 

1.2 

0.') 

.0*1 

.00 

0.8 

9 

2.7 

.00 

0.1 

.00 

161 

3 

Greenfield 

ll'l-01S 

Gl»n  Brook-Upper  Res. 

1 

1? 

6.7 

33 

38 

13 

1.6 

3.0 

1.0 

.Oil 

.01 

5.0 

11 

4.0 

.01 

0.3 

.02 

95 

3 

114-01R 

Filter  Plant  -  Raw 

0 

9 

6.9 

36 

'11 

lk 

1.5 

2.8 

1.0 

.0') 

.01 

5.1 

10 

3.3 

.00 

0.3 

.00 

95 

3 

ll'l-01P 

Filter  Plant  -  Finished 

0 

6 

6.9 

33 

i*0 

13 

1.6 

2.8 

1.0 

.00 

.00 

4.8 

9 

4.0 

.00 

0.4 

.09 

87 

3 

1 

Milligrams  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

•H 
£\ 

h 

rH 

4-* 

in 

(0 
0) 

1 

g 

•H 
O 

■H 
1 

•d 

•H 

Ifl 
U) 

m 

1 

nganese 

lica 

Sulfate 

Loride 

i 
J 

trate  N 

u 

1 

ec.  Cond 
icioiiihos  /  cm . 

Ul 

ji 

0 

A 

<3 

$ 

£ 

h 

1 

to 

6 

•H 

sr 

5 

0  X. 

0 

Greenfield  (Con't) 

114-01G 

Dug  Well  NR  Green  River 

0 

6 

6.9 

36 

37 

13 

1.2 

2.0 

1.0 

.01 

.01 

4.6 

11 

2.3 

.00 

0.1 

.00 

10^ 

3 

114-0'lG 

Mill  Brook  G.P.  Well  tf\ 
Tap  in  P.S. 

0 

0 

6.3 

19 

39 

8.7 

3.9 

13 

0.9 

.08 

.04 

7.9 

15 

24 

.00 

0.4 

.17 

121 

1 

114-050 

Mill  Brook  G.P.  Well  ff2 

0 

0 

6.4 

13 

2*4 

5.0 

2.7 

2.5 

0.3 

.00 

.00 

5«l 

12 

2.0 

.00 

o.s 

.09 

13C 

1 

114-06G 

Mill  Brook  G.P.  Well  #3 

0 

2 

6.1 

lb 

36 

0.2 

3.9 

13 

1.0 

.02 

•  uu 

12 

Oil 

.00 

1 .  c 

•  24 

I3f 

2 

ll'l-01D 

Tap  in  Town 

0 

2 

6.6 

3" 

37 

12 

1  0 

3.7 

0.9 

.10 

.00 

5.3 

11 

6.3 

.00 

O.'l 

.07 

95 

3 

Groton  Water  Co. 

115-01G 

G.P.  WELl.-Shattuck  Field 

0 

35 

6.3 

33 

19 

16 

1.9 

7.0 

2.7 

.09 

U.O 

1  O 

18 

IO 

.06 

0.3 

»03 

15^ 

3 

115-020 

Dug  Well,  Tap  in  P.S. 

0 

2 

6.6 

ti 

lb 

lb 

1  .b 

h  n 

'•7 

2.2 

.01 

•  OO 

1  O 
lc 

7 

11 

.12 

0.  ? 

.00 

12? 

3 

115-01D 

Tap  at  Groton  School 

1 

15 

6.6 

38 

48 

16 

1.7 

5.8 

2.3 

.17 

•  UU 

1 1 

10 

xr 

.00 

0.3 

.07 

127 

3 

11SA01G 

Tub.  Wells, Tap  in  P.S. 

3 

12 

6.6 

29 

50 

11 

3.3 

10 

1.3 

.30 

J.U 

9 

14 

.01 

o.  u 

.12 

iz>' 

3 

115A01D 

Tap  on  System 

0 

2 

6.5 

2b 

50 

-1  it 
11 

3-5 

7.6 

1.3 

.05 

.19 

A  1 
o.  1 

10 

1  a 
11 

.00 

5.9 

•  5? 

149 

3 

Grove land 

116-01G 

G.P.  Well,  Main  St.  ffl 

2 

5 

6.6 

Jio 
12 

bb 

19 

Ji  -x 

7.3 

1  ii 
1.1 

nil 

.24 

.07 

13 

24 

12 

.00 

0.5 

.02 

1  he 
115 

2 

1 16-020 

G.P.  Well  ff2 

1 

0 

6.  i 

73 

101 

30 

b.3 

13 

Ji  n 
1.0 

•  25 

1 7 
1  f 

36 

£  1 

.01 

.00 

d  5U 

1 

116-011) 

Tap  on  System 

3 

7 

6.5 

15 

57 

lb 

ji  0 
1.2 

7.5 

1.2 

.20 

.05 

9.8 

25 

12 

.00 

0.4 

.01 

155 

1 

Hadl ey 

117-01G 

G.P.  Well  #1-Mt.  Warner  Rd 

0 

l 

7.7 

70 

109 

32 

6.7 

7.5 

1.2 

.00 

.02 

11 

33 

16 

.00 

3.3 

.00 

237 

3 

117-020 

G.P.  Well  /jte-Mt  Warner  Rd. 

0 

3 

7.9 

73 

10? 

30 

b.  1 

b.o 

1-3 

.05 

.02 

11 

31 

10 

.00 

1.7 

.00 

2?3 

3 

117-OlD 

Tap  on  System 

0 

1 

8.0 

71 

108 

32 

6.6 

7.5 

1.3 

.01 

.00 

11 

33 

24 

.00 

3.3 

.03 

2'l0 

3 

Hal  If  ax 

118-01G 

G.P.  Well  /^-Plymouth  St. 

1 

25 

6.5 

26 

23 

5.3 

2.2 

12 

1.0 

0.9 

.28 

15 

14 

19 

.17 

0.1 

.04 

130 

2 

11 8-01 d 

T/i  n  i  n  Tnun  Ha  1 1 

IclJ'     XII     X  UWI 1    lid  A  4. 

2 

23 

6  q 

3" 

21 

5.0 

2.1 

13 

1.0 

l.l 

.23 

21 

14 

21 

.11 

0.1 

.16 

147 

O 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

Mill  in^inE 

per 

Liter 

6 

■a  in 
C  0 

O  ^ 
u  U 

82 

to  ^ 

1  No.  of  Samples 

I 

tn 

VI 
01 

i 

.  Calcium 

•H 
.  1/1 
0> 

f 

8 

Potassium 

c 

s 

Manpanese 

3 
•<-< 

•H 

tr. 

Sulfate 

•0 

•H 

§ 

J 

01 
4-" 

9) 

p 

•H 

Copper 

llamil  ton 

119-020 

School  St.  Well, Tap  InP.S. 

0 

5 

6.7 

58 

93 

25 

7.8 

25 

2.5 

.02 

.02 

19 

52 

59 

.00 

.01 

500 

2 

119-050 

Patton  0.  P.  Well 

1 

0 

6.6 

50 

76 

20 

6.3 

12 

1.2 

.50 

.50 

21 

29 

22 

.00 

0.4 

.05 

215 

1 

119-0'I0 

Caisson  Well,  Pleasant  Pone 

0 

8 

7." 

10 

>  142 

15 

8.8 

14 

2.0 

.0? 

.08 

14 

28 

.0? 

1.1 

.07 

528 

2 

11 9-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

5 

7.1 

10 

1  i27 

40 

6.6 

14 

1.8 

.05 

.00 

15 

50 

21 

.01 

0.5 

1.0 

501 

2 

Hanover 

1 22-01 G 

G.P.  Well  #1,  Pond  St. 

6 

155 

6.2 

25 

15 

10 

4.2 

43 

1.7 

•>.o 

1.1 

12 

20 

58 

.16 

0.4 

.01 

262 

5 

122-0^0 

Hanover  Street 

15 

6.1 

13 

56 

9 

3.3 

25 

1.6 

.11 

.02 

11 

19 

45 

.00 

1.6 

.03 

?of 

3 

122-OltO 

G.  P.  Hell  p., Hanover  St. 

1 

35 

6.0 

13 

56 

9.? 

3.0 

15 

1.0 

.11 

.25 

15 

21 

26 

.00 

0,4 

.05 

116 

3 

1 22-060 

Tindale  G.  P.  Well  #1 

1 

1 

6.2 

19 

57 

9.5 

3.7 

14 

1  .1 

.16 

.05 

15 

17 

2'l 

.00 

1.5 

.01 

15'< 

-*, 

122-070 

Tindale  0.  P.  Well  #2 

7 

21 

6.5 

31 

57 

15 

4.6 

58 

1.9 

1.5 

.58 

15 

34 

46 

.01 

0.5 

.04 

257 

3 

122-050 

G.  P.  Well  #2,  Pond  St. 

5 

48 

6.0 

11 

hi 

9.3 

4.2 

59 

1.4 

1.3 

.55 

11 

15 

66 

.09 

0.0 

.01 

24? 

5 

122-080 

0.  P.  Well  #5,  Pond  St. 

1 

122 

5.8 

10 

51 

6.5 

2.9 

26 

1.4 

o.'t 

.16 

8.5 

17 

49 

.04 

0.1 

.02 

18P 

122-01R 

Inf.  to  T.  P. 

5 

107 

5.9 

16 

55 

7.6 

5-3 

57 

1.4 

o.O 

.58 

10 

17 

50 

.07 

0.P 

.OS 

207 

5 

1 22-01 D 

Tap  In  Town  Hall 

0 

10 

6.5 

36 

56 

8,8 

3.4 

17 

1.2 

.05 

.22 

11 

53 

^5 

.02 

0.6 

.13 

285 

3 

Hardwick,  Wat. Users 

'3?n'  Rd. 

124-01G 

Drilled  Wells  off  Sessions 

0 

3 

6.7 

63 

86 

51 

2.2 

12 

5.5 

.02 

.00 

11 

26 

22 

.00 

2.0 

.05 

2'»7 

5 

Hardwick, Wheelwright  W.D. 

12'lA01G 

Dvn.  Wells  of  Wheelwright 

0 

0 

7.5 

21 

27 

10 

0.5 

8.0 

1.0 

.00 

.00 

7.5 

14 

18 

.00 

O.'t 

.08 

108 

1 

Hardwick-Gilbertville  W.D. 

12'lB020 

O.P.  Well  in  New  Braintree 

0 

0 

6.5 

12 

15 

h.l 

1.0 

2.5 

0.6 

.02 

.00 

9 

9 

3.0 

.00 

0.1 

.06 

49 

3 

12'ID01D 

Tap  on  System 

0 

0 

6.5 

13 

16 

4.9 

1.0 

2.5 

0.7 

.00 

.on 

9.2 

8 

1.7 

.00 

0.1 

.28 

52 

3 

Harvard 

1 25-01 G 

Tub.  Wells,  Barre  Hill  Tonf 

0 

3 

7.1 

61 

95 

52 

5.5 

12 

1.4 

.05 

.00 

9.5 

16 

37 

.00 

0.8 

.00 

265 

3 

Millirrams  per  Liter 

g 

)les 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

& 

•H 

I 
1 

Hardness 

.  Calcium 

•H 
in 
0) 

£ 

Sodium 

Potassium 

Iron 

(U 

in 

§ 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

m 

•H 

i 

Mitrate  N 

Copper 

Spec .  Cond 
(Micromhos/ 

,  No.  of  Samr 

Harvard 

125-02(5 

New  Drilled  Wells  near  Ftte 
110  &  111 

2 

2 

6.4 

15 

21 

7-8 

1.2 

«».5 

1.1 

.17 

.00 

10 

ill 

8 

.00 

0.7 

.10 

80 

3 

125-01 D 

Tap  on  System 

0 

1 

6.8 

86 

29 

36 

l.'i 

.03 

.00 

9.0 

15 

t3 

.00 

0.7 

.09 

260 

3 

Harwi  ch 

1 26-010 

G.P.  Well,  Tap  in  P.S.  f/l 
Old  Chatham  Hoad 

0 

it 

6.6 

13 

18 

3-9 

1.9 

10 

0.9 

.01 

.27 

12 

8 

16 

.01 

0.1 

.o4 

87 

3 

126-02G 

G.P.  Well  P.S.  112,  Old 
Chatham  Hoad 

0 

3 

6.3 

8 

13 

2.2 

1.7 

10 

1.0 

.01 

.01 

8.5 

5 

17 

.00 

0.7 

.05 

78 

3 

126-03G 

G.P.  Well  P.S.  //3,  Old 
Chatham  Hoad 

0 

3 

6.2 

8 

15 

2.0 

2.2 

10 

0.7 

.00 

.00 

9.1 

9 

16 

.00 

0.1 

.05 

60 

3 

1 26-0'lG 

k  G.P.  Wells,  Old  P.S. 

Old  Chatham  Road 

0 

2 

6.2 

6 

11 

1.7 

1 .0 

9.2 

n  P, 

•  uu 

8.0 

6 

16 

.00 

0.1 

.00 

70 

3 

126-05Q 

G.P.  Well  //'I 

ll 

1  7 

6.3 

ll 

17 

3.3 

2.0 

10 

0.9 

0.9 

•  Up 

12. 

8 

17 

.01 

0.1 

•  O'l 

85 

2 

126-06G 

G.P.  Well  ^5-Town  Forest 

0 

3 

6.2 

5 

0 
0 

1.3 

10 

0.6 

,00 

.00 

7.6 

5 

17 

.00 

0.1 

.O'l 

7'i 

3 

126-07G 

G.P.  Well  //6-Town  Forest 

0 

3 

6.0 

5 

9 

0.9 

1.5 

10 

0.6 

.00 

.00 

5.7 

19 

.00 

0.1 

.01 

72 

3 

1 2^_o8g 

G.P.  Well  //7 

0 

3 

6.0 

4 

8 

0.9 

1.3 

10 

0.6 

.00 

.00 

6.0 

* 

18 

.00 

o.r 

.03 

67 

3 

1 26-01 D 

Tap  on  System 

0 

2 

6.3 

12 

16 

3." 

1.9 

10 

0.9 

.01 

.10 

11 

7 

16 

.00 

0.' 

.  24 

84 

3 

Hatfield 

127-013 

Running  Gutter  Bk.  Res. 

0 

8 

6.7 

20 

28 

8.5 

2.6 

l.i 

.01 

.00 

11 

13 

4.3 

.01 

2.7 

.00 

89 

3 

127-01G 

G.P.  Well  at  West  ot. 

0 

5 

1  0 

R3 

20 

2.0 

20 

1.2 

.07 

.09 

9.3 

16 

.01 

o.r 

.00 

182 

3 

127-011) 

Tap  in  Town 

0 

7 

21 

31 

11 

1.6 

3.3 

1.2 

.18 

.00 

7.9 

13 

'1.3 

.Of 

2.( 

.01 

95 

3 

Haverhill 

128-01 S 

Kenoza  Lake,  Tap  in  P.S. 

1 

12 

6.6 

16 

33 

10 

1.9 

12 

1.1 

.O'l 

.02 

3.1 

15 

23 

•  0( 

0.1 

.15 

112 

Mill 

pramr 

per 

Liter 

6 

in 

0) 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

h 
8 

I 

J 

i 

in 
w 

1 

O 

•H 

in 
<V 

.  ^ 

■r! 

3 

Potassium 

0) 

in 
<u 

tt- 

i 

«s 
0 

•H 
r-l 
•H 

t/; 

0) 
•0 

■d 
to 

Chloride 

Nitrate  N 

n. 

Q- 
Q 

0 

X)  w 

b| 

0  £ 

0  u 

8  s1 
in  ^ 

<4H 

0 
6 

Haverhill 

128-02S 

Johnson's  Pond,  Tap  in  P.S, 

1 

15 

6.7 

17 

33 

10 

2.0 

Q  0 

1.2 

•  11 

•  uo 

2.1 

13 

16 

00 

0.1 

07 

11s 

3 

128-03S 

Crystal  Lake  near  Intake 

0 

18 

7.0 

16 

21 

C  )i 

b.t 

1.2 

10 

1.4 

nri 

0.9 

10 

15 

.00 

0.0 

.00 

95 

2 

Millvale  Res.,  Tap  in  P.S. 

1 
1 

52 

6.8 

22 

39 

12 

2.3 

17 

1.3 

.26 

.03 

''.1 

17 

28 

.00 

0.1 

.02 

165 

3 

1 20-01 D 

Tap  in  City  Hall 

1 

16 

6.8 

14 

3'i 

10 

1.9 

12 

l.l 

.08 

.01 

2.8 

15 

25 

.00 

0.0 

.23 

139 

3 

H  i  ngham 

ni-ois 

nccord  Pond  -  Raw 

0 

16 

6.6 

4 

15 

3.6 

1.5 

21 

0.6 

.09 

.06 

0.6 

8 

37 

.00 

0.0 

.02 

l'i7 

' 

131 -OPS 

Accord  Brook  Outlet, 
Fulling  Mill-Raw 

1 

115 

6.7 

12 

29 

6.7 

2.9 

20 

i.4 

0.7 

.02 

10 

7 

33 

.01 

0.5 

.01) 

155 

2 

1M-03P 

Pulling  Mill  P.S.  - 
Treated  Water 

0 

8 

6.6 

25 

"5 

12 

2.4 

17 

0.7 

.13 

.17 

8. it 

11 

30 

.00 

O.'l 

.03 

159 

3 

1  n-020 

G.P.  Well  §2,  Free  St. 
Raw 

0 

3 

6.9 

75 

120 

35 

8.0 

14 

2.0 

.13 

2.0 

37 

15 

28 

.02 

0.6 

.01 

366 

1 

1  n-o?p 

G.P.  Well  If?,  Free  St. 
Finished 

0 

3 

6.8 

71 

120 

35 

H.O 

ID 

3.0 

.0? 

»UU 

15 

53 

23 

00 

0.6 

.  20 

360 

131-030 

G.P.  Well-Scotland  St. 

0 

2 

0.5 

JO 

14 

6.6 

0.9 

,00 

.06 

32 

18 

18 

.00 

1.3 

.00 

ln9 

J 

1  U-0'1G 

G.P.  Well,  Downing  St. 

3 

8 

6.7 

75 

121 

30 

12 

20 

1.1 

.70 

1.7 

18 

53 

22 

.00 

0.9 

.03 

305 

2 

131-05G 

G.P.  Well  #3.  free  St. 
Adj.  to  Well  #1 

0 

3 

6.6 

41 

70 

17 

6.5 

* 

12 

1.; 

67 

17 

19 

00 

1.3 

.08 

2'tO 

1 

1 11  -OlD 

Tap  in  Aown  Hall  Hin^ham 

0 

7 

6.9 

35 

74 

21 

5.3 

17 

1.7 

.12 

.16 

16 

28 

27 

.00 

0.6 

.08 

204 

3 

131-02D 

Tap  in  Town  Hall  Hull 

0 

7 

6.9 

4o 

64 

18 

M 

17 

1.2 

.10 

.os 

16 

26 

29 

.00 

0.6 

.06 

194 

3 

Hinsdale 
132-01S 

Belmont  Res.  Direct 

0 

6 

5.1 

2 

6 

1.5 

O.'l 

1.0 

o.f 

.03 

.OF 

3.1 

Q 

2.r 

.0^ 

0.1 

.01 

33 

2 

132-01D 

Tap  in  Kittoredge  School 

0 

3 

5.1 

2 

5-f 

1.3 

O.l 

0.6 

o.r 

.14 

.07 

3.C 

7 

l.« 

•  0( 

0.1 

.31 

26 

2 

Millipramr 

;  per 

Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

u 

o 

8 

SB 
cx 

Alkalinity 

to 
</> 

0) 

c 

1 

.  Calcium 

•r( 
Ul 
CJ 

c 

•H 
l 

Potassium 

c 

8 

<D 

in 

0) 

§ 

i 

id 

CJ 
•H 
rH 
•H 

m 

Sulfate 

Chloride 

n) 
-rH 
C 

4) 

4-> 
ni 

P 

-rj 

u 

& 

p. 
0 

CJ 

6 

'O  in 

c  0 

Sf 

.  R 

0  0 

S.S 

CO  ^ 

.  Mo.  of  Samnles 

Holbrook 

1  worn 

Randolph  Holbrook  Joint 
supply  Tap  on  System 

0 

8 

6.5 

22 

37 

10. 

2.9 

29 

.07 

.09 

5.6 

In 

.01 

o.o 

.11 

208 

j 

!lol  den 

13'l-01S 

Muschopauge  Pond  Direct 

l 

12 

6.7 

9 

17 

5.0 

0.9 

3.6 

l.'l 

.01 

.01 

2.9 

9 

5.7 

.  02 

0.1 

.05 

59 

3 

13't-OlO 

G.P.  Well  Spring  St. 

0 

3 

6.1 

12 

21 

6.8 

1.0 

10. 

1.9 

.00 

.05 

10 

9 

13. 

.oc 

l.'i 

.04 

98 

1 

1  j'l-020 

Two  G.P.  Wells  Quinapoxet 
River 

0 

3 

6.2 

12 

20 

6*4 

1.0 

16 

l.'i 

.00 

.00 

8.0 

1) 

25 

.00 

0.9 

•  03 

ll'i 

3 

FT\  .  1-         (J«  1  1  n                  ri.  rrt  y„  t  13 
i  \1  U  •      HP  L  I  a     '•^liJ.IIclI'UAlrL.    II  . 

0 

o 

6.2 

11 

18 

5.7 

0.9 

8.8 

i,4 

.00 

.00 

7.8 

4 

17 

.00 

0.6 

.06 

89 

3 

1  Vl-OID 

Tap  in  Town 

0 

3 

6.-5 

12 

18 

5.6 

0.9 

10 

i.'i 

.O'l 

.01 

7.7 

3 

15 

.00 

0.5 

0.7 

89 

3 

IIolU3ton 

1 36-01 G 

G.P.  Well  #1,  Tap  in  P.S. 
Norfolk  St. 

0 

2 

6.5 

23 

35 

10 

2.5 

12 

1.5 

.02 

.21 

11 

0 

21 

•  02 

0.5 

•  17 

130 

136-020 

G.P.  Well  #2,  Maple  St. 

1 

7 

6.2 

1 9 

36 

10 

2.5 

25 

1  .1 

.05 

.01 

11 

~x 

J 

*  u 

.00 

-1  ii 
1.1 

.01 

205 

]  36-O3G 

G.P.  Well  //?  Washington  3. 

9 

27 

6.3 

26 

37 

10 

3.?1 

13 

2.'l 

i  .0 

.26 

15 

l't 

20 

.05 

0.0 

.  00 

I'll 

3 

136-o'iq 

G.P.  Well  //'I  Washinrton  .">. 

1 

22 

6.2 

21 

29 

7.7 

0  ~*j 

11 

2.0 

.18 

.23 

14 

11 

16 

.03 

0.0 

.00 

115 

3 

lj .  1  •    well   it Z)   ^'PitLiilL  i>b. 

0 

2 

6.1 

17 

36 

10 

0  r 

16 

1.2 

.00 

.00 

11 

9 

27 

.00 

1.1 

.03 

l't? 

3 

l  J6-01D 

Tap  in  Jown  Hall 

0 

14 

6.3 

22 

3? 

9.0 

2.'l 

12 

l.S 

•  15 

.16 

l't. 

4 

20 

.00 

0.2 

0.5 

1 22 

3 

Holyoke 
137-013 

Wright  &  Ashley  1'oniis 

0 

7.3 

24 

30 

8.2 

2." 

4.5 

.03 

.01 

5.? 

10 

10 

.00 

0.2 

.  01 

93 

3 

1^7-0?S 

W)ii  ting  St.  Res. 

0 

7 

7.1 

25 

37 

11 

2.f 

5.7 

o.i 

.03 

.02 

2.'i 

11 

10 

.01 

0.0 

.  01 

102 

3 

137-03S 

Hugh  McLean  Res. 

0 

9 

7.1 

10 

1  3 

0.1 

.02 

.Of 

'1.2 

6 

6 

.01 

0.0 

.01 

44 

3 

1 57-0  'is 

White  Res. 

1 

16 

7.1 

11 

13 

'1.1 

0.7 

l.E 

0. 1 

.00 

.or 

4,0 

6 

2.7 

.01 

0.0 

.00 

51 

3 

Milliprams  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

Tjrbidity 

0 

<3 

Alkalinity 

Ul 
V) 
V 

i 

.  Calcium 

g 
3 

•H 
IA 
4) 

6 

1 

g 

•H 

in 

"! 

(fl 
♦-• 

0 
a. 

c. 

8 

M 

01 

V) 

a) 

u 

1 

KJ 

0 

■rl 
■H 

ir. 

Sulfate 

Chloride 

Armenia  N 

II 

I 

•ri 

{.. 
N 

0 

Soec.  Cond 
( Micromhos /  an . 

V) 

u 

in 

O 
O 

llolyoke  (Con't) 

137 -05S 

Manhan  Reservoir  Tighe- 
Ca 1 mody 

0 

8 

7.0 

9 

9 

2. 4 

0.6 

1.7 

0.3 

.01 

.0] 

5.? 

5 

2.0 

.01 

0.0 

.00 

45 

5 

1       n  1  f : 

J  j  l  —  \.'  1  \J 

0 

ii 

6.6 

26 

29 

7.1 

2.7 

3.1 

0.1 

.02 

.00 

10 

9 

6.3 

.00 

0.0 

.06 

94 

3 

1  57-01  Li 

Tan  In  fitv  Hall 

1 

12 

6  7 

20 

9.3 

2.3 

14.7 

O.'l 

.1? 

.01 

5.6 

8 

9 

.00 

0.0 

.05 

00 

3 

Hopcti^  1 p 

1  "^R-OIG 

Ti  1  K      Ur  1  1  q      Mill     R1  vpr 

1 

5 

74 

IS 

11 

2.0 

17 

1.0 

.34 

.OS 

\i 

19 

16 

.00 

1.? 

.00 

223 

j 

1 

Tin  in  Town  Hnll 

J  --i       XII      1  Un||     1111  I 

1 

s 

J 

7  2 

70 

36 

11 

2.0 

"M 

JJ 

1  0 

•  *-y 

.00 

11 

19 

14 

.00 

1,1 

•  05 

220 

3 

Ho  pk  i  n  ton 

X  j  }  —\Jr\j 

u *  j  •  we j  1  ff ±  —  r  ni  1 v.  jt* 
Sta. 

0   P     Wei  1    tfP  -   [-'rul  t  "?t 
w.i.    neii   it          null/  Jii 

3 

Q 
J 

7 

22 

38 

11 

2.5 

16 

1.3 

.28 

.05 

10 

13 

28 

.02 

0.7 

.00 

153 

•x 

? 

1 

\ 

6,'i 

18 

*-J 

8.0 

2.1 

1? 

.00 

.00 

14 

11 

19 

.00 

0.8 

•  02 

116 

1. 

J 

1  ^9-0  '40 

0  P     Wei  1   #1  -  Prul t  'it 

1 

6  1 

18 

6.9 

i.'i 

1.1 

17 

.02 

11 

22 

.00 

0.3 

•  01 

115 

J 

X  T7-UI  U 

Tap  on  Sy 9 t-cm 

0 

E 

fx  ^ 

0.  y 

19 

9.4 

2.2 

14 

1.4 

,03 

.01 

13 

?5 

.00 

1  .0 

0.1 

l4o 

1 

l  It  if  1  a/An 

013 

U  1  l.  ' M  rUIKJ 

0 

1  7 

9 

19 

5.7 

1.1 

3.0 

1.0 

.04 

.01 

1.1 

12 

9.0 

.03 

0.? 

.0? 

69 

• 

1*1-029 

Fosgate  Brook 

0 

150 

7.0 

8 

21 

6.5 

1.1 

3.7 

0.8 

.15 

.10 

7." 

14 

10 

.01 

0.6 

.01 

74 

1 

l'U-050 

CP.  Well-Concord  St.  4 

I  .n  i>  >*  i  i  y   ill  uun 

0 

6.1 

11 

23 

0." 

1.6 

7.5 

0.9 

0.8 

.20 

11 

15 

It 

.01 

O.P 

.21 

9H 

3 

lUl-O^G 

Kane  Well,  Main  St. 

0 

6.0 

16 

36 

11 

2.3 

17 

3.3 

.10 

.07 

1} 

0 

26 

.00 

21 

.08 

168 

J 

l'll-OlD 

Tn n  1  n  Tnum  Hall 

i  '  i }      ill     1    1  w  1  1  nun 

0 

~* 

6.1 

12 

?6 

7.5 

1.7 

7.6 

1.4 

.13 

.07 

8.1 

11 

15 

.00 

0.6 

.9? 

109 

■* 

J 

1 1 U 1 1  <     1  •         '    ,       1 1  1  M  1     r  11  c 

Di  at. 

I'ij-OIS 

Cold  Brk.  Ren.  Direct 

0 

8 

6.7 

10 

15 

3.9 

1.3 

4.8 

0.7 

.05 

.00 

7.8 

6 

9.3 

.on 

0.1 

.29 

66 

3 

143-010 

Tub.  Wells  neir  Westfleld 
River 

1 

5 

6.6 

11 

12 

3.0 

0.9 

2.5 

0.6 

.19 

.01 

9.1 

4 

4.0 

.00 

0.0 

.23 

40 

? 

143-oid 

Tap  on  System 

0 

9 

6.9 

14 

16 

4.0 

1.3 

5.0 

0.6 

.06 

.00 

8.0 

8 

10 

.00 

0.1 

0.8 

77 
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Milligrams  per 

Li  tor 

Turbidity 

10 
in 

0) 

! 

~ 

| 

g 

to 

I 

TJ  in 
C  0 

<§! 

0  u 

83 

CO  ^ 

in 

<D 

J] 

City  or  Town 

Source 

Color 

a. 

•H 
rH 
| 

■H 
U 

0 

■ri 

U) 

Sodium 

Fotassiv 

C 
0 

u 

in 
ai 

5 

& 
c 

i 

(j 

•H 

r-l 

•rl 

CO 

Sulfate 

Chloride 

rO 
■H 

C 

Q) 
+J 
id 

& 
»H 

Copper 

0 
0 

Tpswi  ch 

1't'l-OlS 

Don's  Brk.  Res.  near 

1 

1  o 

6.7 

17 

29 

8.5 

1.9 

11 

0.9 

.18 

.03 

3.6 

11 

21 

.00 

0.1 

.05 

116 

3 

Gatehouse 

]  'rl-U<  j 

Bull  Brk.  Res.  near 

1 

93 

7.0 

26 

15 

13 

2.9 

10 

l.o 

,0't 

1.8 

l'l 

30 

.0] 

0.1 

.00 

125 

2 

Gatehouse 

l'l't-OlG 

G.P.  Well  -  Mile  Lane 

0 

? 

7.2 

68 

93 

31 

3.6 

12 

1.1 

.02 

.00 

9.3 

16 

27 

.00 

l.% 

.00 

233 

l'lfc-OPG 

G.P.  Well  -  Brown  Rt.e.  In 

0 

2 

7.1 

105 

190 

63 

8.2 

21 

2.6 

.0? 

.30 

10 

25 

W 

.00 

0.5 

.01 

'112 

3 

l'-'l-OlG 

G.P.  Well  -  Winthrop  Esta  b 

0 

7.1 

72 

113 

32 

8.1 

10 

1.1 

.01 

.05 

15 

32 

22 

.00 

1.1 

.02 

250 

2 

1  'I  M  -O'Uj 

Or.  Dev.  Well-Winthrop 
Estate 

6 

'n 

6.  7 

'»7 

65 

lR 

. Jl 

16 

1.7 

2.') 

l.'l 

17 

16 

H5 

.12 

l.o 

.02 

210 

l'l'l-OlD 

Tap  in  Town 

0 

3 

7.? 

10S 

l'lO 

'15 

6.8 

18 

2.0 

.0'* 

.0*3 

7.7 

31 

39 

.00 

0.5 

.15 

111 

3 

Ki  ngston 

145-4)20 

G.P.  Well  //l-Soulo  Tend 

0 

0 

6.'l 

13 

18 

'(.? 

1.7 

0.0 

1.0 

.00 

.00 

12 

9 

28 

.00 

0.1 

.0] 

88 

1 

1JIS-03G 

6.P.  Well  //2-3onth  Street 

0 

2 

6.'» 

13 

18 

M 

1.6 

9.2 

0.9 

.01 

.00 

13 

9 

19 

.00 

0.1 

.OS 

87 

1 

I'IS-0'IG 

G.P.  Well  //l-Winthrop  St. 

0 

0 

5.9 

6 

26 

5-? 

3.0 

32 

1.5 

.01 

.01 

9.5 

9 

62 

.00 

0.8 

.03 

228 

1 

]  '1^-01  [) 

Tap  on  System 

0 

0 

6.2 

13 

21 

5.'' 

1.8 

16 

1  .2 

.01 

.01 

11 

8 

30 

.00 

o.s 

.10 

128 

1 

l.akevi  1 1  e 

1  Mo^VO]  I) 

Drilled  Well,  Buena  Vista 
Shores  -  Tap  on  System 

0 

0 

6.'i 

26 

6l 

17 

h .  H 

17 

2  2 

.00 

.11 

8.9 

17 

29 

.13 

8".  5 

.0? 

200 

1 

l.akevi  lie  Hospital 

146BMG 

G.P.  Well   -  Haw 

1 

5 

5.8 

17 

37 

10 

7.1 

2-3 

1 .0 

.11 

15 

27 

9 

.02 

1.2 

.01 

]  J] 

1 

i'i6hoif 

G. P.  Well  -  Treated 

1 

ih 

6.5 

65 

37 

10 

3.1 

20 

2.3 

1.1 

.11 

Ik 

28 

8 

.02 

1.2 

•  O'l 

212 

1 

1't'fBOlD 

Tap  in  Hospital 

1 

li 

6.6 

53 

37 

10 

28 

2.1 

0.8 

.07 

13 

S?5 

18 

.00 

1 .3 

.0 

210 

1 

I.anenster 

G.P.   Well,   Rt.  117 
Tap  in  P.S. 

0 

? 

6.7 

26 

30 

8.'t 

2.2 

5.^ 

0.6 

.00 

.no 

12 

10 

5.3 

.0] 

0.7 

.00 

86 

3 

Milliprciinr 

i  per 

Uter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

0. 

1 

i 

Hardness 

.  Calcium 

1 

•H 

in 

1 
r 

Sodium 

Potassium 

Iron 

Dj 

in 

01 

£ 
ti 

I 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

m 

•H 

| 

*H 

Copper 

6 

"E  8 

0  tl 

CO  >-» 

,  No.  of  Samples 

Lancaster  (C>>n't) 

] '17-01 D 

Tap  in  Town 

p 

fi.9 

25 

7 1 

fi  7 
0.  ( 

2.2 

3«  J? 

0.6 

.01 

.00 

1  2 

10 

7 

1  *  ^ 

.00 

0.7 

.O'l 

86 

3 

L^nest'oro-l.ancs  Villi 

F.  ft  W.  Diet. 

148-010 

G.P.  Well  #1,  N.  of  Bride* 
St. 

0 

0 

7-3 

164 

20? 

60 

13 

4.5 

1.2 

.00 

.00 

4.5 

13 

13 

.00 

0.»' 

.0? 

31? 

1  48-02G 

Q.I  .  Well  ffr*,  Town  br.  0. 
of  Bridge  St. 

0 

2 

t  In 

162 

'•5 

lc 

4.5 

1.3 

.00 

00 

3-5 

12 

7.0 

.00 

0.fi 

.00 

V)0 

^  IU 

1 

143-01D 

Tap  on  System 

0 

3 

7.? 

173 

203 

60 

)3 

»».5 

1.0 

.03 

.00 

4.5 

13 

7.3 

.00 

O.c 

.01 

327 

* 

Lawrence 

l'19-OLS 

Merrimack  Kiver  -  Intake 
at  Filter  Plant 

4 

to 

6.6 

0 
H 

16 

4.0 

0.9 

9.5 

1.0 

.21 

.03 

5.3 

11 

17 

.10 

u.  _ 

.0;' 

3 

149-01F 

Effluent  Rapid  Sand  Filter 

1  1 

it 
*\ 

6.2 

?5 

ft  -7 

0.9 

1  1 

1*1 

•  u  7 

.07 

21 

.1)  5 

f\  ~i 
U# 

•  01 

Tic; 

1 '19-01 D 

Outlet  of  Distributing 
Reservoir 

1 

2 

6.8 

13 

39 

l't 

0.9 

11 

1.0 

.09 

.04 

5.6 

21 

23 

.02 

o.;; 

.01 

128 

•> 

149-02D 

Tap  at  Central  Station  on 
Lowell  Street 

2 

8 

7.1 

15 

39 

l't 

1.0 

11 

1.1 

.42 

.05 

4.8 

21 

21 

.02 

o.1 

.07 

137 

3 

149-0 3D 

Tap  at  Lawrence  Experiment 
Station 

1 

6 

«T  ll 

7.4 

11 

39 

l't 

0.9 

11 

1.1 

.09 

•  03 

5.8 

21 

19 

u . 

.or 

1  ^6 

3 

Lee 

lfO-OlS 

Codding  Brook-Upper  Re9. 

0 

4 

6.8 

11 

14 

2.R 

l.l 

0.9 

0.4 

.12 

.07 

4.0 

9 

2.7 

.01 

0.1 

.or 

41 

J 

150-02S 

Codding  Brcok,  Lower  Res. 

0 

7 

7.0 

25 

31 

7.8 

2.6 

1.2 

0.7 

.02 

.00 

5.6" 

10 

2.0 

.or 

0.1 

.or 

69 

3 

lr>0-035 

Basin  Pond  Brook 

1 

55 

6.8 

10 

l't 

3.P 

1 . 1 

1.2 

0.8 

.18 

.0? 

4.1 

10 

2.0 

•  0] 

0.1 

.01 

39 

3 

150-0'ts 

Washington  Mtn.  Brook 
Reservoir 

0 

H7 

6.8 

10 

lit 

3.8 

1.1 

1.1 

0.7 

.16 

.01 

3.9 

9 

3.3 

.01 

0.1 

.01 

39 

3 

150-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

11 

6.6 

7 

11 

2.8 

0.8 

1.1 

0.3 

.27 

.08 

3.7 

8 

1.7 

.0] 

0.1 

•  2f 

34 
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Milligrams  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 
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P. 
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I 
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<D 
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2 

Potassium 

c 

8 

M 
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in 
a) 

i 

I 

Hj 

0 

•H 
rH 
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01 

m 

a 

1 
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t) 

•H 

I 

•rH 

u 

1 

C- 
0 

tJ 

B 

-  \ 
■a  in 
c  0 
0  r, 

S| 
0  0 

S>  -H 
(/) 

.  Mo.  of  Samnles 

Lee 

150-0'IS 

Washington  Mtn.  frook  Res. 

0 

*7 

6.8 

10 

Ik 

3-8 

1.1 

1.1 

0.7 

.16 

.01 

3.9 

9 

3.3 

.01 

0.1 

.01 

39 

3 

150-01P 

Tap  in  Town  Hall 

1 

11 

6.6 

7 

11 

2.8 

o.a 

1.1 

0.3 

.27 

.08 

3.7 

8 

1.3 

.01 

0.1 

.28 

3't 

3 

Leicester  W.S.  Dint. 

151-010 
151-020 

prilled  Hell  #]  Tap  in  P. 3. 
Drilled  Well  /'2,  Tap  in  P.: 

0 
.0 

il  j 
0 

6.6 
6.7 

22 
51 

l»0 
69 

13 
25 

1.5 
1.8 

7.3 

12 

3.7 
3.2 

.O'l 
.00 

.00 
.00 

10 
8.0 

Ik 
19 

l't. 
16. 

.00 
.00 

1.0 

1.1 

.01 
.00 

175 

3 
1 

151-0  50 

[Tilled  Well  /f~}  Tap  in  P.  ! 

.0 

2 

7.'' 

67 

85 

31 

1.9 

10 

3-6 

.00 

.01 

12 

20 

16 

.00 

0.8 

.00 

205 

7 

151-0'IG 

Jim  Dandy  Du^  Well, Pax  ton 

0 

2 

7.° 

16 

26 

8.2 

1.3 

6.0 

2.7 

.00 

.00 

12 

11 

13 

.00 

0.8 

.02 

90 

2 

151-050 

Drilled  Well  ffk  Tap  in  P.S. 

0 

3 

7.6 

71v 

69 

25 

2.7 

i>> 

1:3 

"  .00 

,  wOO 

1'3 

16 

8.0 

.00 

Q.1" 

V0r> 

190 

1 

151— 01D 

Tap  on  System 

0 

0 

7.0 

'•9 

66 

2k 

1.7 

10 

3.2 

.00 

.00 

8.8 

18 

15 

.00 

0.8 

.21 

172 

3 

Leicester,  Cherry  Valley  /t  Rochriale  W.D. 

ljjlAOlS 

Henshaw  Pond,  Direct 

2 

32 

6.6 

16 

26 

7  .9 

1.5 

15 

.09 

.O'l 

2.6 

12 

25 

.01 

0.1 

»03 

127 

151A01P 

Honshaw  Pond,  Finished 

1 

18 

6.h 

17 

26 

7.9 

1.5 

15 

2.'l 

.15 

.00 

2.7 

12 

25 

.00 

0.2 

1.2 

133 

3 

151  ACID 

Tap  on  System 

0 

20 

6.5 

15 

26 

7.9 

1.5 

15 

2 ,  k 

.0') 

.00 

2.9 

12 

26 

.00 

0.2 

.58 

130 

3 

Leicester,  llillcrest 

W.  D. 

i5inoiG 

Deep  Drilled  Well  //l,  Rt. 

56 

2 

12 

7.6 

102 

121 

kk 

3.1 

10 

0.8 

1.0 

6.6 

39 

12 

0.8 

0.1 

.07 

270 

2 

1511*20 

Drilled  Hell          Rt  56 
Country  Club 

1 

0 

7.7 

105 

51 

20 

15 

3.0 

.01 

.25 

20 

10 

36 

.00 

0.0 

.0"5 

325 

2 

'  151D01D 

Tap  on  System 

1 

2 

7.8 

9'i 

111 

kO 

2.8 

13 

3.7 

.18 

0.8 

10 

28 

15 

0.8 

0.0 

.O'l 

260 

Lenox 

152-01S 

Lower  Root  Reservoir  near 
Ga  tehouoe 

1 

8 

7." 

83 

91 

26 

9.  k 

1.3 

0.6 

.03 

.00 

5-3 

8 

^.0 

.00 

0.1 

.01 

167 
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MilHirrams  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 
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I 
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Hardness 

i 
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0 

<3 

•H 
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§ 
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p 
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M 

II 
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<u 

1 

1! 

S 

•H 
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•rl 
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*J 

«S 

in 
■d 

10 

Chloride 

m 

•A 

•rl 

u 
c 

Q 

0 

•0  m 
E  0 

0§ 

in  w 

in 
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Ji 

in 
0 

0 

Lenox 

1 52-02S 

Woolsey  Reservoir 
near  Oatehouse 

0 

k 

7.6 

70 

77 

23 

8.0 

*  St 

1.4 

1.0 

.02 

.00 

5.3 

10 

2.0 

.00 

0. 1 

.01 

1 45 

3 

1 52-01 D 

Tap  on  System 

1 

8 

7.6 

At 

op 

91 

26 

6  1 

0.7 

.00 

l  4 

8 

1.7 

.00 

.12 

176 

Leominster 
153-01S 

Fall  Brook  Reservoir 
Surface 

1 

12 

7.0 

4 

7.0 

1.8 

0.5 

2.9 

0.8 

.11 

.03 

2.2 

7 

4.0 

.00 

0.1 

.0? 

3:5 

3 

153-02S 

Slmonds  Pond  Row  Water 

\ 

18 

6.6 

It 

s 

j 

1.5 

0.3 

6.8 

o.s 

.15 

.06 

2.6 

6 

.01 

0.0 

.0? 

46 

3 

1 53-02F 

Slmonds  Pond,  Final  Eff. 

0 

7 

7.9 

9 

15 

5.1 

0.3 

6.7 

0.4 

.04 

.05 

2.7 

6 

12 

.09 

O.f 

.00 

63 

3 

153-03S 

[Mat.  Resercoir  near 
Oatehouss 

1 

9 

6.9 

3 

5 

1.3 

0.3 

2.5 

0.3 

.11 

.02 

4.1 

5 

4.3 

.00 

0.1 

.01 

27 

3 

1  53-04S 

Wachusett  Res.  MDC  Clinton 

0 

10 

7.0 

6 

12 

3.7 

0.7 

5.0 

0.8 

.00 

.00 

1.4 

8 

10. 

.00 

0.0 

.01 

56 

1 

153-01D 

Tap  In  City  Hall 

A 
\J 

6 

7.7 

8 

1  ~\ 

4.6 

0.3 

5.7 

n  it 

.11 

.03 

3.6 

5 

1 0 

.01 

0.0 

.00 

54 

3 

Lexington 

155-0 ID 

Tap  in  Town  Hall 

0 

12 

7.5 

8 

1  J) 

3.8 

0.7 

5.8 

0.8 

.06 

.00 

2.5 

8 

.11 

0.1 

.14 

60 

3 

Li ncoln 

1 57-01 S 

Sandy  Pond  near  Oatehouse 

0 

2 

6.2 

5 

8 

2.1 

0.5 

3.6 

0.4 

.05 

.03 

0.2 

7 

7 

.09 

0.? 

.01 

47 

3 

1 57-01 G 

O.P.Weil  Tower  Road 
Tap  in  P.S. 

14 

20 

6.5 

22 

*3 

15 

1.5 

10 

0.8 

.30 

.08 

11 

23 

32 

.00 

0.1 

.02 

l4s 

2 

1 57-01 n 

Tap  in  Town  Hall 

5 

27 

7.3 

12 

12 

3.6 

0.8 

11 

0.5 

0.6 

.14 

0.9 

9 

17 

.01 

0.1 

.20 

75 

3 

Li  t tie  ton 
158-010 

Tub.  Wells,  Tap  In  P.S. 

Whitcomb  Ave. 

0 

2 

6.3 

21 

51 

16 

2.7 

17 

2.4 

.01 

.01 

1 1 

19 

36 

.00 

l.f 

.02 

225 

3 

1 58-020 

O.P.Weil  #1  whitcomb  Ave. 

0 

2 

6.3 

21 

42 

13 

2.1 

13 

2.4 

.03 

.02 

11 

14 

25 

.00 

0.8 

.01 

14( 

3 

158-030 

O.P.  Well  ff2  Beaver  Brook 
East  of  Route  119 

0 

0 

5.9 

11 

32 

9.2 

2.1 

14 

2.? 

.01 

0.7 

10 

18 

26 

.00 

0.6 

.00 

13f 
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Milligrams  per 

Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

rH 

< 

in 
to 

0) 

1 

a. 

.  Calcium 

•H 

in 
cu 

& 

Sodium 

Fotassium 

Iron 

0) 
10 

1 

j  Silica 

Sulfate 

Chloride 

•rH 

e 

:z 

<D 
•P 
nj 

I 

Copper 

6 

■O  in 
C  O 
0  -5 

A 

u  0 

HS 

.  Mo.  cf  Samnles 

Li  ttl  el  on 

Isti-OID 

Tap  in  'own  Hall 

0 

0 

5.9 

11 

35 

2.1 

1  ii 
1 4 

nil 

.07 

1 2 

j  0 

of. 

.00 

0.6 

.09 

144 

3 

Lonprn'-adow 

159-010 

CP.  Well  III  Bark  Hall  Rd. 

0 

0 

7.3 

49 

66 

4  45 

P.  P 

1  n 

.Ul 

.05 

1 1 

z* 

J  7 

0  n 

.00 

0.0 

00 

192 

-z 

J 

159-020 

G.  P.  Well  H2  Pond  side  lid. 

0 

3 

7.1 

50 

60 

17 

5.2 

c 
0 

1.0 

•  Od 

,0o 

13 

OC 

S»«  3 

.00 

0.0 

.  uu 

175 

-z 

2 

159-oin 

Tap  in  Town  Hall 

0 

3 

7.6 

'(8 

62 

In 

'1.1 

5." 

1.0 

•  uo 

.03 

12 

oR 

cu 

1 1 

.00 

0.0 

.  00 

168 

3 

Lowe 1 1 

l60-01S 

Raw  Water  Merrimack  River 

1 

-1  r 
1  O 

6.6 

8 

13 

3»9 

0.7 

10 

O.o 

.21 

.02 

'1  .7 

7 

15 

.12 

0.2 

•  02 

83 

3 

160-OilP 

Filter  Effluent 

0 

0 

6.7 

9 

13 

'1.2 

0.7 

17 

0.9 

.03 

•  01 

'L't 

22 

17 

.02 

0.2 

.00 

116 

3 

I6O-OID 

Tap  in  City 

0 

2 

6.9 

10 

13 

'1.0 

0.7 

18 

0.9 

.05 

.02 

M 

21 

17 

.01 

0.2 

.00 

120 

3 

Lowell  Gf-n.  Hogp. 

1 60A0JG 

Deep  Tubular  Well  lj\ 

5 

9 

6.0 

99 

15S 

55 

''.3 

17 

''.7 

.36 

.01 

l't 

32 

32 

.00 

3.2 

.07 

357 

3 

1 60A02G 

Veep  Tubular  Well  §2 

0 

1 

7.1 

92 

116 

53 

3.8 

13 

't.2 

.02 

.00 

18 

26 

31 

.00 

2.7 

.01 

128 

3 

160A01D 

Tap  in  Hospital 

0 

1 

7.0 

9? 

1% 

52 

3-8 

13 

4.3 

.00 

.00 

16 

28 

27 

.00 

2.8 

.69 

325 

3 

Ludl ow 

161-010 

Tap  in  Town,  Ludlow 

0 

8 

6.7 

7 

l't 

3.7 

1.1 

'1.5 

0.7 

•  05 

.00 

1.9 

8 

11 

.01 

0.0 

.06 

61 

3 

Lunenburg 

162-01G 

CP.  Veil  off  Lancaster 
Ave.  Tap  in  P.C  #3 

1 

23 

6.'t 

23 

33 

11 

1.4 

15 

2.6 

.23 

.10 

12 

18 

21 

.02 

0.1 

.03 

3 

162-020 

O.P.  VJell  ft\  Lancaster  Ave. 

0 

3 

6.2 

16 

ftl 

13 

1.8 

17 

1.8 

.00 

.01 

ii 

19 

31* 

.00 

0.8 

.00 

175 

3 

1 62-030 

CP.  Well  //2  Lancaster  Ave. 

0 

5 

6.3 

l't 

28 

8.8 

1.4 

7.6 

1.6 

.02 

.02 

11 

13 

12 

.00 

0.2 

.02 

98 

3 

162-01 D 

Tap  in  Garage 

0 

1 

6.3 

22 

39 

13 

1.5 

11 

3.0 

.00 

.02 

11 

17 

27 

.00 

0.6 

.'12 

156 

3 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

5. 

Milli prams  per  liter 

6 

•u  in 
E  0 

1 

i/i  ^ 

1  No.  of  Samnles 

•H 

Hardness 

.  Calcium 

B 

■H 
If) 
0) 

c 

•H 

to 

Potassium 

Iron 

0) 

V) 
<U 

§ 

I 

£ 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

g 

I 

01 
4-> 
n) 

P 

-iH 

& 
% 

0 

l.ytin 

163-01S 

Breedn  PonJ,  Surface  near 

Gatehouse 

1 

'•5 

7.2 

28 

1.7 

10 

5.2 

2'» 

2.1 

.13 

.01 

3.2 

15 

44 

.02 

0.2 

.00 

2?P 

3 

161-02S 

Hawks  Pond  near  (5atehouse 

1 

57 

7.1 

50 

67 

13 

8.6 

29 

1.9 

•  35 

.12 

9.2 

10 

49 

.03 

o.r 

.00 

27! 

3 

16>0)S 

Birch  Pond  near  Gatehouse 

2 

15 

7.1 

17 

32 

7.6 

3.0 

18 

1.2 

.05 

.06 

1.8 

111 

28 

.01 

0.1 

.02 

143 

3 

16V0»1S 

Walden  Pond  Surface  near 

Ga  tehouse 

2 

7.0 

29 

1»0 

8.R 

4.4 

22 

1.5 

.2'! 

.06 

2.4 

7 

36 

.03 

0.1 

.01 

18c 

3 

16>05S 

Ipswich  River  at  Intake 

1 

115 

6.8 

18 

32 

10 

2.0 

22 

1.7 

.55 

.02 

7.0 

10 

37 

.01 

o.r 

.01 

17f 

3 

16>06S 

Saugus  River  at  Intake 

to  Lvnn  W.W. 

1 

70 

6.8 

59 

77 

14 

10 

32 

1.3 

.20 

.02 

7.1 

11 

50 

.02 

0.0 

.00 

278 

1 

16>01D 

Tap  in  City  Hall 

1 

21 

6.9 

23 

1(8 

10 

5.3 

25 

1.0 

.21 

.03 

4.0 

15 

'(7 

.02 

O.r 

.25 

227 

3 

Lynnfieltl  -Center 

W.D. 

l6l*-01G 

Tub. Wells,  Phillips  Rd. 

0 

20 

6.9 

102 

142 

B.I 

32 

27 

2.3 

.01 

.00 

15 

19 

33 

.00 

2.5 

.07 

34  3 

1 

164-02G 

G. P. Well  ffl 

0 

2 

6.6 

36 

72 

16 

7.7 

22 

2.1 

.01 

.00 

13 

19 

38 

.00 

.01 

2'tr 

1 

1  6't-01  D 

1  .  t  >    m    1  '  1  3  1. 1  1  i  w 

0 

17 

7  1 

102 

156 

11 

11 

25- 

2.3 

.01 

.00 

17 

21 

33 

.00 

4.0 

.16 

Vt; 

3 

164A01D 

Tap  in  District 

0 

7 

7.0 

8 

14 

1.5 

0.6 

6.7 

0.8 

.0* 

.00 

3.0 

8 

10 

.08 

0.2 

.05 

65 

3 

Minch«>ster 

1 66-01  s 

Gravely  Pond 

1 

7 

6.9 

17 

26 

6.8 

2.1 

9 

1.'' 

.06 

.0^ 

5.3 

12 

14 

.<*0 

0.6 

.01 

lO'l 

1 

I6A-01 0 

G  P  Wei  1  H\ 

0 

4 

6.8 

21 

'12 

10 

3.8 

15 

2.1 

.O'l 

.05 

13 

16 

2'l 

.00 

0.1 

.02 

15P 

1 

166-0] D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

9 

6.7 

27 

55 

13 

5.2 

19 

2.5 

.12 

.06 

10 

16 

23 

.00 

0.5 

.18 

171 

3 

Mansfield 

167-01G 

G. P. Well  #1,  NP.  Miin  P.S. 

0 

2 

6.2 

B 

17 

5 

i  I 

7  ft 

0.9 

.01 

,00 

9.1 

9 

12 

.00 

0. 5 

o(> 

81 

3 

167-02G 

IXjg  Well, Canoe  River 

1 

10 

6.2 

16 

13 

10 

1.8 

8 

o.s 

.19 

.13 

12 

8 

2'l 

.00 

0.1 

.03 

117 

2 

City  or  Town 

1 

Source 

ft 

•H 
X) 
•H 
.0 

Color 

a: 

Milligrams  per  Liter 

1 

XI  in 
C  0 
O  & 

O  O 

ss 

in 
CO 
rH 

! 

0 

0 

I  Alkalinity 

Hardness 

•H 

O 

r-l 

3 

•rl 

in 
CO 

1 

•rH 
Ul 

in 
i\J 

£ 

c 

0 

u 

M 

co 

U) 
CO 

c 

nd 
0 

•H 
rH 
■rH 

(T. 

0) 

>o 

4-1 

rH 

'J 

CO 

Chloride 

m 

•rH 
C 

I. 

CD 

fci 
I 

•H 

u 

1 

p. 
0 

CJ 

Mansfield 

J.67-03G 

G.P.Well  //2.W. Mansfield 

1 

2 

6.? 

12 

'12 

13 

2.5 

is 

0.9 

.10 

•  59 

11 

9 

39 

.02 

O.'l 

.63 

lor 

0 

167-O'lG 

CP. Well  ,f5,  '-'.Mansfield 

0 

1 

6.? 

11 

33 

10 

2.1 

11 

1.0 

.O'l 

.1.3 

10 

8 

21 

.01 

1.2 

12( 

3 

167-050 

G. P. Well  W.Mansfield 

0 

8 

6.1 

15 

30 

0 

2,2 

0  -» 
0.3 

.0*5 

.O'l 

•  25 

9.1 

l'l 

15 

.00 

0.^ 

.0' 1 

107 

167-070 

O.P.Weil  #6, Witch  Pond 

0 

fj 

6.? 

1  3 

lo 

1.7 

1.3 

^.2 

0.3 

.O'l 

.01 

9.5 

5 

.00 

0.1 

.07 

57 

3 

Marblehend 

1  68-01 d 

Tap  in  W.L).  Office 

64 

5  School  St. 

0 

10 

6.9 

7 

1  2 

3.R 

0.7 

6.2 

0.9 

.13 

.01 

2.9 

2 

17 

.03 

o.z 

.13 

3 

Marlboro 

170-013 

Mi  11  ham  Hrook  lief. 

1 

17 

7.1 

10 

3^ 

10 

3.0 

20 

2.'l 

.19 

.O'l 

3.8 

16 

'In 

.07 

O.'l 

.00 

17'' 

170-023 

Lake  Williams  near  P..S. 

1 

1 1 

7.0 

l'l 

30 

2  '1 

'12 

P  7 

•  0  ^ 

•  0"5 

1.6 

91 

.06 

0. : 

.01 

35^ 

3 

170-01 1' 

MDC  Aqueduct.  South  of 

62 

Cedar  Hill  St. 

0 

11 

7.1 

6 

12 

3.7 

0.6 

5.5 

0.8 

.02 

.01 

2.7 

8 

^ ' 

.01 

0.1 

.01 

J.70-01D 

Tap  in  City  Garage 

.of 

Neil  :;t. 

0 

0 
0 

7.0 

Q 

O 

1  0 
J  y 

6.1 

0.9 

10 

1.2 

.12 

.01 

3.1 

8 

21 

.01 

0. '. 

97 

3 

Marshfield 

171-010 

Tubuler  'oils,  Mt.CfeirRO 

'l 

l'l 

6.r, 

l'l 

21 

li.R 

2  £ 

16 

0.8 

.35 

.01 

11 

7 

13 

.00 

0.7 

.01 

12f 

^5 

i7i-o;'0 

0.  P. Well  //I,  Parsonage  St. 

1 

3 

6.  ^ 

18 

39 

8.9 

'1.0 

2't 

1.7 

.09 

.06 

U 

l'l 

38 

.01 

o.7 

17c 

2 

ijx-okn 

G.P.Well  //l,  Furme^  Brook 

0 

6.^ 

18 

J*2 

10 

"1.3 

26 

1.1 

.0" 

.00 

12 

10 

^5 

.00 

l.'' 

.00 

2171 

-•> 

1  VI     C\f  (\ 

l  (  .  1  •  Wis  X  L    li  J  f     "   ' rrid  K,  <i    111  t  Ui> 

Main  *  Purnac?  .'it. 

0 

0 

6.? 

1? 

Vt 

!■■> 

^.  s 

10 

i.i 

.0^ 

.On 

1? 

'12 

.00 

0.'' 

.0'' 

170 

3 

171-070 

G.P.Wel1,  n^ar  l/heeler  Pit 

0. 

0 

6.? 

15 

21 

'1.8 

2  ? 

l'l 

0.6 

0.1 

°2 

|2 

s 

21 

.00 

1.1 

.07 

lir 

3 

171-080 

O.P.Weil,  Oauley  Pit 

South  niver  St.. 

0 

1 

6.2 

n 

->8 

6.0 

3.2 

1'' 

0.0 

.00 

.00 

10 
I.  ..  _ 

6 

29 

.00 

0.( 

.0' 

i?r 

3 

Millvpramr 

per 

Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

P. 

3 

Hardness 

.  Calcium 

•h 
n 

& 

"H 

A 

Potassium 

Iron 

(U 
V) 
01 

\ 
w 
c 

1 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

•H 

01 

tl 

■H 

Copper 

6 

■ 

■a  w 
c  o 

O  £ 
n 

o  0 

0)  «H 

c  2 

m  ^ 

,  No.  of  Samples 

Morshfltld 

171-09G 

G.»\  Well  //l  School  St. 

o 

8 

6.0 

12 

21 

'1.6 

2.1 

19 

1.1 

.04 

.O0 

12 

8 

30 

.00 

0.4 

.of! 

140 

3 

171-01D 

Tap  on  System 

0 

3 

6.6 

20 

ill 

a  c 
o.o 

1.8 

12 

O.o 

.01 

.00 

9.9 

7 

15 

.00 

0.  1 

.04 

11? 

3 

Mash  pee 

172A01G 

G.  P.  Well  ff\,  Hlghwood 
Water  Co. 

0 

h 

£.3 

q 

13 

2.5 

1.6 

13 

0.9 

.'»3 

.00 

8.6 

4 

20 

.04 

1.0 

.06 

94 

172A020 

G.  P.  Well  #2 

1 

2 

6.1 

6 

8 

1.2 

1.5 

12 

0.8 

.08 

.03 

9.2 

4 

15 

.00 

o.? 

.05 

69 

3 

17?AolD 

Tap  on  System 

0 

2 

6.3 

10 

12 

2.6 

1.2 

11 

0.7 

.06 

.03 

8.9 

b 

15 

.00 

0.3 

.Oh 

77 

3 

Hattapoi  sett 

173-02G 

Tub.  Well  Field  #2,  Matta- 
poleett  River 

0 

2 

6.5 

18 

20 

k 

2.3 

7.3 

2.7 

.02 

.00 

11 

11 

10 

.00 

0.0 

.0? 

88 

173-030 

S.  P.  Well  #3,  Mattapoisett 
River 

o 

o 

6.2 

ll 

1  7 

1.8 

6.7 

A.  J 

07 

.00 

q 

y 

|  J 

g 

.00 

0.4 

02 

75 

173-040 

0.  P.  Well  f/H,  Matt.  River 

1 

7 

6.6 

17 

21 

5.9 

1.4 

6.9 

1.2 

.12 

.01 

8.6 

10 

9 

.00 

0.2 

.04 

79 

3 

173-01D 

Tap  in  Wat.  Dept.  Office 

0 

7 

6.'i 

15 

19 

4.9 

1.7 

6.7 

1.3 

.03 

.01 

9.4 

10 

9 

.00 

O.'i 

.18 

79 

3 

174-ois 

White  Pond  near  Gatehouse 

1 

5 

6.0 

8 

12 

3.2 

0.8 

7.3 

0.7 

.01 

.01 

2.5 

6 

14 

.01 

0.0 

.03 

66 

^ 

17'uoio 

G.P.  Well  #1, Quirk  Well 
Field 

0 

5 

6.3 

22 

55 

16 

3.8 

10 

2.0 

.13 

.07 

18 

35 

13 

.00 

0.7 

.02 

176 

2 

174-030 

Quirk,  G.  P.  Well  //2 

1 

5 

6.0 

13 

"3 

12 

1.1 

14 

2.9 

.26 

.07 

15 

35 

19 

.00 

1.3 

.02 

17° 

3 

174-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

2 

6.7 

11 

14 

4.1 

0.9 

11 

0.9 

.05 

.0? 

3.1 

0 

18 

.00 

0.0 

.10 

91 

3 

Medfield 

175-01G 

G.  P.  Well  ^l.Charles  Riv. 

1 

2 

6.6 

32 

66 

18 

5.1 

22 

1.0 

.02 

.01 

12 

17 

42 

.01 

4.6 

.17 

240 

3 

175-02G 

1 

2 

6  6 

"XT 

?1 

69 

18 

tlx 

1.1 

.02 

13 

17 

41 

.  VU 

'1.5 

.13 

243 

3 

City  or  Town 

1 

s 

Source 

Turbidity 

Color 

U 

MillipramE 

>  per 

Liter 

| 

■V  in 
C  0 
O  jr, 

•1 

m 

01 

in 
O 

O 

£' 

•d 
.5 

rH 

i 

Kardness 

.  Calcium 

i 

■rH 
W 

m 
& 

% 

■H 

I 

•rH 

Ifl 
W 

U 

O 
IX 

Iron 

<u 
in 
o> 

5 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

m 

•H 

c 

>  Nitrate  N 

Copper 

Medfield 

175-030 

0.  P.  Well  #3,  Elm  St. 

0 

1 

7.3 

'n 

3? 

8.1 

2.7 

19 

0.7 

.0] 

.00 

11 

13 

12 

.00 

0.5 

.16 

1*5 

3 

175-01 D 

Tap  in  New  Town  Garage 

0 

4 

7.7 

'n 

35 

9 

2.7 

17 

0.7 

.O'l 

.00 

12 

13 

13 

.00 

O.'l 

O.'i 

1*10 

3 

Medfield  State 

Hospital 

-■ 

175A01G 

Tub.  Wells,  Tap  in  P.  S. 

n 
U 

£. 
0 

6.9 

w 

1 1 

3.0 

17 

0.9 

a  UO 

.01 

i  li 

11 

15 

.00 

1.0 

157 

3 

175A01D 

Tap  on  3ystem 

0 

1 

7.0 

'16 

'12 

12 

3.2 

15 

l.o 

•  O'l 

.01 

13 

12 

l'l 

.00 

1 .2 

.22 

156 

3 

Med ford 

176-010 

Tap  in  City  Hall 

0 

8 

6.9 

8 

11 

3.2 

0.6 

6.6 

o.fi 

.02 

.00 

2.9 

8 

11 

.11 

0.1 

1.1 

67 

3 

Medway 

177-010 

0.  P.  Well,  Populatie  St. 

1 

3 

6.6 

27 

5'' 

15 

'1.0 

16 

l.'t 

.08 

.00 

10 

15 

28 

.00 

1.6 

.01 

175 

3 

177-02G 

G.  P.  Weill,  Oakdale  St. 

0 

O 

6.0 

13 

ho 

12 

2.7 

20 

2.1 

..18 

.11 

12 

11 

3't 

.02 

3.5 

.07 

17Q 

3 

1 77-011) 

Tap  in  Town  Hall 

0 

1 

6.5 

27 

51 

l'l 

'1.0 

17 

1.5 

.O'l 

.01 

16 

15 

28 

.00 

1.7 

.15 

182 

3 

Melrose 

187-01  [j 

Tap  in  City  Hall 

1 

7 

7.1 

8 

l'l 

'1.1 

0.7 

6.3 

0.9 

.20 

.03 

2.8 

8 

l'l 

.02 

0.2 

.2'l 

66 

2 

Merrimac 

'Pnh     W"„  1  1  <!      Tin  H  n   P  1 

Route  110 

0 

1 

6.2 

15 

36 

11 

2.3 

15 

2.2 

.12 

.25 

11 

0 

30 

.00 

0.7 

.03 

1''8 

3 

180-olD 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.3 

16 

31 

8.3 

2.3 

9.5 

1.7 

.12 

.00 

12 

8 

25 

.00 

0.2 

.09 

113 

3 

Methuen 

181-01D 

Tap  in  town,  Lawrence 

Supply 

0 

3 

7.0 

u 

39 

l'l 

0.9 

l'l 

1.2 

.06 

.01 

''.5 

18 

22 

.00 

0.3 

.00 

112 

3 

MiddlehorouKli 

182-01G 

O.P.  Well  //l,  Rock  Village 

0 

0 

6.2 

8 

26 

6.5 

2.'l 

25 

l.'l 

.00 

.01 

10 

7 

53 

.00 

1.3 

•  O'l 

179 

3 

Milligrams  per  Uter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

I 

a 

r? 

•H 

i 
1 

Hardness 

1 

O 
O 

E 

3 

■rt 

in 
6 

& 

■H 

i>5 

Potassium 

c 

E 

H 
1/1 

4) 

§ 
1 

3 

•rH 

>H 
•ri 
IT. 

Sulfate 

Chloride 

•H 
J 

Mitrate  N 

U 
V 

c 
0 
0 

6 

•0  in 
c  0 
O  -G 
O  1: 

0  0 

Z'x. 
m 

V) 
01 

jj 

1*4 

0 

0 
z 

Mid'1 1  eborouRn 

LI3Z—CI2Q 

0 •  r •  wei  1  ffr  f  hock  vm ape 

0 

0 
c 

7 

26 

6.5 

2.3 

28 

1.8 

.02 

.02 

8.9 

11 

61 

.00 

l  .U 

.07 

212 

Pnat    Main           _fi    P      UpI  1  H~\ 

0 

J 

6.1 

13 

28 

7.8 

2.0 

7.2 

1.8 

.17 

.n't 

12 

11 

19 

.00 

1.3 

.01 

109 

3 

l82-0'io 

Dug  Well,  Raw  Water 

4 

1? 

6.2 

20 

46 

13 

3.0 

29 

1.9 

.55 

.15 

10 

Ik 

63 

.01 

1.8 

.01 

248 

3 

182-0'iF 

Dug  Well,  K.  Grove  St. 
r  mi snea 

0 

1 

X 

6.6 

20 

'16 

l'l 

3.0 

29 

1.9 

.22 

.04 

10 

14 

62 

.00 

1.8 

.01 

248 

lo2-0o(i 

li.r.    Well   jyl    —  LlBpSC|UXI1 

0 

6.0 

9 

<- 1 

6.6 

2.0 

20 

1.8 

.00 

.38 

10 

6 

46 

.00 

0.7 

.00 

159 

5 

1 82-060 

CP.  Well  #5,  Miller  St. 

0 

1 

6.0 

12 

20 

5.0 

1.8 

16 

1.5 

.00 

.00 

10 

8 

28 

.00 

1.4 

.06 

131 

1 

1 82-01 D 

Tap  In  Town  Hall 

0 

1 

6.1 

22 

S  Q 

1  Q 

18 

1.5 

.06 

.05 

9.5 

8 

30 

.00 

1.4 

0.7 

143 

3 

Milford,  Water  Co. 

1 85-01 S 

Charlca  River,  Inlet  to 

W  1     1    »  .1 

r 1 1 tera 

1 

28 

6.6 

5 

10 

2.7 

0.7 

6. it 

0.8 

.17 

.01 

4.6 

6 

9 

.00 

0.0 

.00 

61 

3 

1 o^- OIK 

Cha rl es  River  —  Fininhf^d 

1 

18 

7  *t 

25 

16 

4.4 

1.1 

18 

1.0 

.'10 

.08 

5.2 

6 

10 

.01 

0.1 

.01 

110 

2 

185-010 

Tubular  Wells,  Dilla  St. 

7 

27 

6.3 

26 

36 

11 

?.k 

17 

1.6 

2.3 

.70 

10 

10 

29 

.07 

0.1 

.01 

160 

1 85-OI D 

Tap  on  System 

1 

25 

7.1 

<- j 

16 

't.'i 

1.1 

16 

o.f) 

•  51 

.ofl 

3.9 

7 

15 

.01 

0.1 

.16 

109 

5 

Mi  11 bury 

186-01G 

Dup  Wells,  Tap  in  P.S., 

*■  -,  1  1  Knm     '*  t         ft.     H  .'i  LI/ 

HI  l  Inury  M«  a  NTUItn 

0 

21 

63 

20 

3.2 

no 

3.5 

.23 

l) 

10 

ill 

.00 

1.7 

.12 

■yi2 

2 

l  no— w^vj 

0    P      Uo  1  1     _    flair  PnnH 

0 

6.1 

is 

57 

18 

2.8 

38 

>.o 

.0? 

.17 

10 

13 

106 

.00 

1.4 

.02 

368 

3 

186-OJG 

Jacques  Curve,  O.P.  W  //] 

0 

1 

6.3 

35 

1  1 

■1  •  r 

71 

3.r 

l  A 

5 

60 

RR 

1.8 

.04 

293 

186-050 

O.P.  Well,  Tap  in  P.S., 
Dority  Pond 

0 

6.3 

15 

57 

18 

2.fl 

38 

3-0 

.02 

.16 

10 

20 

100 

.00 

l.'i 

.05 

365 

3 

1R6-01D 

Tap  on  System 

0 

I* 

6.0 

16 

55 

18 

2.7 

38 

3." 

.l'l 

.19 

6.5 

7 

96 

.00 

1.2 

.10 

357 

3 

Mlllbury,  Maple  Hillside  W.  D. 

186A01I) 

Tap  on  System 

0 

3 

6.1 

<I2 

37 

12 

2.0 

'to 

; 

.10 

.21 

11 

6 

59 

.12 

2.0 

.18 

310 

1 

Milliprams  per 

Liter 

6 

lies 

City  or  Town 

Source 

i 

•H 
T3 
•H 

X) 

| 

Color 

IX 

Alkalinity 

Hardness 

•iH 
O 

Magnesium 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 

w 

01 

bC 

1 

m 
u 

•H 

r-l 

■H 

w. 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Copper 

Srec .  Cond 
( Micromhos  / 

,  No.  of  Sarm 

Millbury,  Oakwood  W.D. 

I  tj'jnU  1  U 

Pill  J  uui  y   «diri  ou|Jjuy 

0 

2 

6.2 

22 

52 

17 

2.5 

70 

2.9 

.19 

.17 

11 

7 

8'i 

.00 

1.3 

.38 

370 

2 

Millis 

lBy-010 

G.P.  Well  Hi,  Tap  in 
1'ump  Station 

0 

p 

6.6 

36 

77 

21 

7.5 

17 

1.7 

.02 

.01 

in 

71 

^7 

.00 

2.5 

.00 

277 

7 

107-02G 

G.P.  Well  //?,  Tap  in 
Pump  Station 

0 

3 

6.6 

58 

85 

22 

22 

1 .9 

.01 

.00 

50 

■  00 

2.1 

nP, 

280 

I87-O7G 

G.P.  Well  //3,  Tap  in 
Pump  Station 

0 

2 

6.5 

22 

U3 

13 

7.6 

l'» 

0.9 

.01 

.09 

12 

16 

29 

.00 

2.1 

.02 

188 

7 

187 -Oil) 

lap  in   j  own  i ia a  j. 

0 

2 

6.') 

36 

7^ 

19 

o.l 

lo 

.  01 

.01 

17 

iy 

7y 

00 

ohc: 
s  t  ^ 

j 

Monroe 

19'i-OlS 

Phelps  Brook  Res. -Raw 

1 

11 

6.9 

6 

11 

3.2 

0.6 

2.'t 

0.7 

.08 

.01 

'».7 

7 

5.7 

.00 

0.1 

.00 

'12 

7 

150-blP 

Phelps  Brook  Re3. -Finish 

1 

Q 

6.9 

6 

]  1 

3.? 

0.6 

1.9 

0.6 

.07 

.00 

*.3 

6 

n.7 

.00 

0.1 

.00 

37 

i  < Kin 

1  H  \  )    VI  i    »'y   l  1  1'IM 

1 

Q 

6.9 

7 

12 

7.6 

0.6 

2.8 

".7 

.08 

.00 

'4.0 

7 

6.3 

.00 

0.1 

.00 

'i'i 

7 

Monson 

191-070 

G.P.  Well  #1,  Toby  Hd. 
Bethany  Well 

0 

0 

6.2 

13 

9.5 

2. 'i 

16 

7.1 

.00 

.00 

\  J 

i'i 

2h 

.00 

3.7 

.0? 

1*5 

2 

191-050 

G.P.  Well  //5,  Eunyon  Rd. 

0 

5 

6.2 

1.3 

2'l 

6.'i 

1.7 

5.3 

2.1 

.O'l 

.00 

12 

12 

8.5 

.00 

0.7 

.02 

o'l 

191-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

6.'i 

15 

?5 

6.9 

1.8 

5.3 

2.0 

.01 

.00 

13 

12 

8.5 

.00 

0.8 

.O'l 

n't 

0 

1"1A01G 

Monson  State  Hospital, 
luOU  1  ar  wcu  19 

0 

O 

6.2 

16 

3? 

9.3 

2.2 

7.9 

2.5 

.o^ 

.01 

18 

16 

I'i 

.00 

0.7 

.06 

116 

Monson  Slate  Hospital 

191  A01D 

Tap  on  Syatfm 

1 

'1 

6.2 

18 

70 

8.6 

2.1 

7.1 

2.'l 

.07 

.08 

l'l 

I'i 

12 

.01 

0.7 

0.6 

in 

3 

City  or  Town 

Source 

•H 

Color 

Mill i  prams 

per 

Liter 

6 

c  0 

I 

82 

I/}  ^ 

.  No.  of  Samples 

Alkalinity 

V) 

in 

1 
1 

.  Calcium 

9 

■H 
H 
0) 

1 

•H 

Potassium 

I 

M 

H 
VI 

3 

| 
tt 

i 

s 

•H 
f-1 

'A 

IT. 

V 

i 

Chloride 

.a 
I 

0> 
•H 

t 

0 
0 

Montague,  T.P.  Fire  District 

192-0 IS 

Lake  Pleasant 

1 

0 

6.8 

'1 

8 

2. 4 

0.5 

'*.2 

0.6 

•  05 

.02 

5.8 

7 

6.5 

.01 

0.0 

.01 

''5 

2 

192-02S 

Green  Pond  -  Pumped  to 

.08 

0.0 

.0* 

12 

Lake  Pleasant 

1 

it 

5.7 

1* 

1.1 

0.3 

3.2 

0.5 

.05 

0.3 

)i 

'1.7 

.01 

3 

192-010 

G.P.  Well,  Tolan  Farm 

1.6 

•  O'l 

8.7 

.00 

159 

Central  St. 

0 

3 

7.3 

55 

69 

31 

'••3 

.27 

12 

19 

.00 

0.0 

3 

192-01 D 

Tap  on  System 

0 

2 

7.6 

56 

68 

20 

'1.3 

'1.5 

1.6 

.02 

.00 

11 

15 

9 

.00 

0.0 

.00 

162 

3 

Montague,  Miller  Pal 1b 

F  ft  W  District 

192B01D 

Tap  on  System 

2 

6 

7.2 

'12 

59 

IB 

3." 

1.7 

1.6 

.29 

.(A 

10. 

15 

7.7 

.00 

0.0 

.03 

139 

3 

Monterey  Water  Co. 

193-01S 

Reservoir  at  Sandtsfield  K 

1 

5 

O.  0 

82 

HI 

9.7 

T> 

0.7 

.05 

.01 

11 

10 

9.5 

.00 

0.0 

.52 

177 

2 

193-010 

Drilled  Well  §\ 

0 

5 

7.2 

65 

11 

2.'i 

1.3 

35- 

.01 

.00 

<1.8 

12 

6.0 

.00 

0.1 

.67 

167 

1 

1 93-01 D 

Tap  on  System 

1 

2 

7.0 

77 

7. 'I 

3.5 

38 

0.7 

.09 

.01 

7.t 

8 

12 

.00 

0.1 

.30 

197 

3 

Nahant 

196-01D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

13 

7.3 

9 

13 

3.8 

0.6 

7.8 

0.P 

.28 

.01 

2.6 

5 

11 

.02 

0.2 

.06 

62 

3 

Nantucket,  Siasconset 

Water  District 

197-010 

Dug  Wells,  lap  in  P.S. 

1 

3 

ft 

33 

9.5 

i  ft 
1.0 

1.1 

.11 

01 

8.5 

10 

21 

.00 

0.9 

.25 

130 

3 

197-020 

G.P.  Well 

2 

8 

6.7 

25 

33 

11 

1.8 

i'i 

1.3 

.12 

.02 

8.1 

9 

21 

.00 

0.9 

.01 

136 

3 

197-01 D 

Tap  on  System 

0 

3 

6.6 

21 

30 

9.2 

1.8 

13 

1 .1 

.01 

.00 

8.0 

9 

21 

.00 

o.R 

.38 

127 

3 

Nantucket,  Wannaoomet 

W.Co. 

197A010 

Tub.  Wells,  Wyers  Valley 

0 

N 

6.7 

15 

22 

%* 

2.0 

13 

0.7 

.00 

.00 

o.l 

c 
0 

23 

.00 

O.'l 

.03 

111 

5 

197A01D 

Tap  on  System,  Fire  Sta. 

0 

0 

6.9 

15 

22 

5.5 

2.0 

i'i 

o.> 

.O'l 

.00 

6.0 

0 

22 

.00 

O.'l 

.08 

15" 

1 

Mill  ipxamt 

;  per 

Liter 

g 

V) 
4) 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

0 

i-H 

•rl 

1 

to 
u 

I 

s 

•rl 

in 

Q) 

& 

g 

•H 

Ul 

in 
rv) 

c 

iganese 

rd 

0 

■H 

<u 
+-> 
n) 

4-1 

0 

X) 

■rl 
U 

O 

id 

•H 

m 

4-i 

s 

f. 

8. 

c  0 

s1 

6  0 

j! 

O 

8 

O. 

I 

3 

+-> 
0 
(X 

P 

M 

1 

r-H 

1/1 

rH 

Z3 
1/1 

r-l 

•H 

0 

C/l  — ' 

d 

Natick 

198-010 

Dug  Well ,  Springvale 
Tap  In  House 

0 

3 

6.9 

50 

82 

?5 

'1.6 

26 

2.7 

.00 

.12 

8.7 

15 

52 

.00 

n,n 

•  1 

3 

198-020 

G.P.  Well  //3,  Springvale 

0 

1 

7.0 

53 

79 

25 

r  O 

2.7 

.06 

.23 

B.5 

14 

S3 

.00 

o.'i 

.00 

283 

19H-0  5G 

O.P.  Well,  Morses  Pond 
Rogers  Res.,  ?8  beacon  St, 

0 

n 

6.8 

42 

84 

25 

5.3 

25 

2.0 

.00 

.00 

7.0 

IB 

5» 

.00 

0,9 

1.7 

^00 

1 

198-O7G 

O.P.  Well  //'I,  Springvale 

0 

8 

7.1 

57 

78 

24 

4.4 

27 

2.7 

.11 

0.6 

8.3 

1  0 

'9 

•  03 

0 . 2 

•  3'' 

273 

3 

I98-08G 

O.P.  Well  //5,  Springvale 

0 

2 

7.1 

53 

82 

25 

'1.7 

30 

2.7 

.00 

.31 

8.7 

18 

5'1 

•  00 

0.0 

.01 

295 

•i 

1913-090 

O.P.  Well  //l  ,   Evergreen  R. 

0 

7.0 

'•5 

86 

26 

5.1 

28 

2.5 

.05 

.10 

8.6 

18 

72 

#  00 

0.0 

.  07 

297 

"I 

J 

1  n[*l    /-\  1  r-\ 

lap  a  L    1  own  1 1  a  1 1 

0 

7.0 

'11 

86 

26 

''.9 

29 

2.4 

.02 

.00 

8.5 

19 

60 

.00 

o.fl 

.01 

207 

3 

Needhn'n 

199-01 r 

MDC  Tap  In  P.S.,  Hul tman 
Aqueduct 

1 

10 

6.6 

"O 

38 

11 

?.o 

L'l 

1.'' 

.02 

.01 

7.5 

8.c 

20 

.08 

o.4 

0.9 

142 

2 

199-010 

G.P.  Well  ill,  Tap  In  P.S., 
Charles  Hiver  St. 

0 

3 

6.8 

53 

67 

19 

'4.7 

20 

1.7 

.on 

.0  J 

13 

13 

3? 

.  00 

0.7 

.05 

210 

199-o^G 

P.P.  Well  //},  Charles  Rive 

•  0 

8 

(.•1 

37 

54 

15 

4.3 

21 

1.7 

.00 

.08 

13 

13 

36 

.  00 

1 .1 

.  03 

207 

2 

199-01D 

Tap  in  lown  Hall 

5 

1  E, 

6.R 

'to 

62 

17 

'•.7 

20 

1 .7 

0.8 

.04 

13 

12 

33 

.01 

0.5 

.01 

215 

p 

New  Bedford 

201-01S 

Great  (Juitticas  Pd. -Surf, 
near  Outlet,  to  Little  i;.P. 

1 

*7 

6.8 

6 

12 

2.4 

1.0 

8.7 

0.' 

.17 

.01 

2.7 

7 

14 

.00 

0.0 

.  02 

o  * 

3 

201-02S 

Little  Guittlcas  Pd. 

1 

42 

6.7 

5 

10 

2.2 

0.9 

8.4 

0.' 

.1(1 

.0' 

2.1: 

6 

1 2 

.00 

0.0 

,00 

fv 

3 

201-04S 

Long  Pond,  Upper  End 

1 

55 

6.4 

'1 

10 

2.4 

0.9 

11 

0.( 

Of 

.0'' 

2.4 

7 

10 

.  00 

0.1 

.03 

■z 

201— OID 

rP-*  ri    1  n    P-iltr  Wall 

lap  in  01  Ly  n»i  i  x 

1 

17 

6.7 

1  't 

11 

2.9 

1 .0 

18 

0.( 

.24 

,'b  ■ 

2  t 

6 

19 

.00 

0.0 

.10 

no 

3 

Now  Braintree-P.V. 

Academy 

2O2A02G 

G.P.   Well -Si.   of    -line  St. 

1 

0 

6.3 

6 

3.3 

1 .2 

5.0 

1 .' 

.0' 

.0' 

I* 

6 

13 

.00 

o.s 

.00 

8r 

1 

Milliprams  per  later 

6 

VI 
0) 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

8 

| 

V) 

<" 
0) 

1 

.  Calcium 

g 

•H 

in 

g 

Potassium 

c 

8 

M 

SI 

6 

TO 

I 

?1 

u 

•H 
rH 
•iH 

tr. 

Sulfate 

Chloride 

1 
I 

p 

s 

•H 

U 

& 

p. 
O 
O 

13  vt 
c  0 

5| 
0  u 

8g 

10 

Ji 

O 

0 

Mew  May*1  horouffh  — 

Mil  ] 

Hi  ver 

203-01 D 

Tap  on  System 

2 

5 

7.7 

160 

35 

18 

't.9 

1 

.28 

.01 

6.9 

lit 

2.5 

.00 

0.1 

.01 

260 

2 

Southfteld  Water  Trust 

2031101 D 

Tap  on  System 

0 

s 

0.9 

20 

5.8 

2.3 

1.7 

0.6 

.00 

.00 

8.'i 

7 

1.3 

.00 

0.0 

.01 

61 

3 

Newbury 

205-01  n 

Tap  on  Dist.  System 

1 

3 

f  a 
h.n 

?6 

79 

14 

^.R 

22 

1.8 

.03 

.01 

4.1 

22 

3t 

.00 

O.'t 

.03 

K*wbury  -  P>vf1eld 

Wat° 

p  PI  strict 

2os'\02G 

8  in.  Well  -  Larkin  Rd. 

1 

o 

7.3 

101 

HP 

38 

5-8 

13 

2.2 

.03 

.13 

1 1 

17 

27 

.00 

n-3 

.0] 

?77 

3 

20SA01D 

Tap  on  "yst°m 

1 

7.3 

81 

97 

M 

7.5 

1.8 

.03 

.08 

13 

16 

2'l 

.00 

O.'l 

.13 

218 

3 

Novhnry  nort 

206-01 S 

Artichoke  Reservoir,  Haw 

I 

23 

7.2 

72 

71 

*.5 

25 

1 .7 

0.5 

.01 

h.l 

20 

55 

.00 

0.7 

O.'l 

O" 

J 

206-01 F 

Artichoke  Reservoir,  Fin. 

1 

5 

7.7 

23 

31 

9 

2.0 

18 

1 .0 

.08 

.01 

2.8 

20 

26 

.00 

0.1 

.02 

168 

3 

206-01 G 

Old  G.P.  Well  H\,  Tap  in 
P.S.  Ferry  Rd. 

0 

l 

6.8 

20 

29 

8.1 

2.0 

8.1 

1.5 

.03 

.01 

11 

13 

13 

.00 

0.6 

.11 

3 

;>06-02G 

New  G.P.  Well  f/2  Ferry  Rd. 

0 

l 

6.8 

59 

161 

1)6 

11 

38 

U.(> 

.02 

.03 

12 

92 

90 

.00 

1  .3 

1.6 

521 

3 

206-oiD 

Tap  in  City  Hall 

1 

1 

7.3 

?k 

38 

11 

2.  k 

19 

1.2 

.05 

.01 

3.'l 

21 

2o 

.00 

n.2 

.06 

19^ 

3 

riot'  t*on 

:>07_oiD 

Tap  in  City  Hall 

0 

1* 

6.7 

5 

12 

3-5 

0.7 

6.0 

0.7 

.09 

.00 

3.2 

9 

12 

.19 

0.2 

.l't 

2 

Norfolk  ''CI  fc  Wrentham 

St.ite  Ho3p. 

208-01 D 

Tap  on  -"ystem 

1 

8 

6.8 

'•9 

6'i 

16 

5.7 

8.6 

o.P 

.08 

.00 

9.9 

18 

l't 

.  00 

0.  1 

1 .  'i 

161 

Norfolk  MCT 

?0R/ioiG 

Tub.  Wells  &  Dug  Well 

0 

2 

6.6 

18 

31 

8.6 

2-3 

6.0 

o.c; 

.00 

.01 

11 

l't 

11 

.00 

0.2 

.0'! 

lO'i 

2 

1 

Milli prams  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

a 

(X 

•H 

■5 

r-l 

to 

•H 
O 

O 

Magnesium 

(75 

Fotassium 

i 

01 

10 
CJ 

g 

1 
X. 

n) 
O 

•H 
fH 
•H 

c/: 

Id 

.H 
3 
IO 

*o 

•H 

0 

<u 

Nitrate  N 

& 
a 
0 
0 

6 

■■  "v. 
XJ  io 
c  0 

5I 

0  0 

B.g 

,  No.  of  Santoles 

Norfolk 

d.i'.   well,  I!pw(  now 

01* 

h.3 

29 

51 

13 

*  •  0 

6.1 

1  »  U 

2.8 

.12 

13 

19 

l'l 

0.1 

.02 

117 

2 

208A0  5F 

G.P.  Well  Treated 

0 

6 

6.8 

57 

07 

l'l 

6.3 

1.0 

.11 

13 

20 

13 

0.1 

0.6 

182 

3 

, OoAOl  D 

Tap  on  My ;itom 

0 

2 

0.  / 

31 

10 

5.8 

6.'i 

0.7 

.07 

•  O'l 

11 

15 

13 

.02 

0.2 

.15 

111 

2 

Norfolk  Ponclville 
Hosp. 

f  t«te 

208B01G 

Tubular  Wei]  3 

3 

8 

6.7 

21 

Of) 

15 

7.3 

In 

1.0 

.  11 

.00 

1 3 

17 

53 

.00 

0.8 

.00 

2'I0 

2 

208m20 

G.P.  Well 

1 

2 

6.8 

21 

9  0 

S.8 

10 

0.5 

00 

00 

1  ji 

|j 

A1 

•  ui 

0.1 

•  U'J 

150 

3 

r  ()CM^  )  1  U 

Tap  on  ~*y stem 

l 

3 

r 

22 

hh 

5." 

1  S 
J*  D 

0.5 

.02 

00 

12 

0^ 

o.i 

1^2 

2 

North  Allans 

209-O'lS 

Mt.  Williams  Reservoir 

0 

1 

7.'i 

1 7 

5.8 

1  0 

0.1) 

.06 

00 

2  8 

1'  j 

%iJ 

00 

0.3 

130 

3 

200-01 D 

Tap  in  'own  Hal) 

1 

3 

7 .  f> 

Jin 

1  ^ 

1  2 

".9 

0.8 

o.'i 

.16 

02 

^  n 
v  • 

Q 

00 

0.2 

11 1 

3 

North  Arvlover 

210-ois 

Lake  Cochichewick,  Haw 

l 

8 

6.5 

1  T 

1  ; 

7  •  ™ 

1.3 

i  n 

l.l 

O'l 

•  l,5 

0 

V 

0.1 

.(Jl 

R2 

3 

21  0-01 D 

Tap  in  *own  Hall 

1 

17 

7.'* 

17 

11 

1.8 

12 

1.5 

.11 

.O'l 

1.6 

13 

20 

.01 

0.1 

.03 

125 

3 

North  Attleboro 

21 1-010 

2  Dim;  Wei  In  Tap  in  P.S. 
Plainville 

1 

!» 

6.3 

11 

39 

12 

2.2 

19 

l.'i 

.18 

.09 

10 

20 

25 

.01 

0.7 

2.8 

163 

2 

21 1-020 

Caisson  Well  ffl  Plainville 

0 

7 

5-9 

12 

11 

9 

2.1 

28 

l.'i 

.08 

.02 

8.8 

15 

"5 

.00 

1.8 

.03 

200 

2 

?11-0?G 

Caisson  Well  #2  Plainville 

0 

3 

6.0 

8 

24 

6.1 

1.8 

20 

l.'i 

.01 

.00 

7.5 

l'l 

l'l 

.00 

l.'i 

.03 

155 

2 

211-0'iG 

Caisson  Well  //}  Plainville 

0 

0 

6.1 

23 

58 

19 

?.9 

16 

1.2 

.00 

.00 

8.6 

27 

27 

.00 

2.9 

•  O't 

170 

2 

211-050 

G.P.  Well  Kelly  Poulevarri 

0 

0 

7.'i 

55 

'16 

35 

2.2 

0.7 

.00 

.05 

12 

l'l 

30 

.00 

0.2 

.02 

105 

2 

21 1-01U 

Tap  in  1'own  Hall 

0 

2 

6.8 

32 

38 

12 

2.2 

26 

l.'i 

.0'* 

.05 

8.1 

18 

29 

.00 

1  .3 

1.5 

190 

2 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

o. 

Milligrams  per  Liter 

i 

-O  in 
C  O 

51 
0  0 

82 
in  ^ 

in 

0) 
rH 

■M 
O 

O 

1 
| 

u 

VI 

i 

i 

■n 
o 

§ 

■H 

in 
1 

•d 

i 

Potassium 

c 
I 

II 

n 

g 

1 

m 
u 

•H 
r-i 

•ri 

tr. 

V 

<o 
to 

0) 

•0 

•H 

s 

I 

z 

o> 
«-> 

P 

•H 

u 

R 

p. 
q 
0 

North  Attleboro  - 

King  Grant  W.Co. 

aiiAOio 

G. P. Well  Nr.  Mention  Rd. 

0 

0 

6.4 

16 

1*9 

15 

2.8 

10 

0.9 

.02 

.00 

11 

17 

19 

.00 

4.8 

.06 

15r» 

211A01D 

Tnp  on  System 

o 

2 

6.3 

2? 

56 

18 

2.6 

10 

0.0 

.00 

.00 

11 

17 

17 

.00 

''•5 

.17 

161 

2 

North  Brcokfiold 

21 2-01 S 

Doane  Pond,  near  gatehous 

1 

52 

6.8 

7 

12 

5.5 

1.0 

M 

1.6 

.52 

.0*. 

1.8 

8 

9 

.01 

0.0 

.00 

66 

5 

212-02S 

North  Pond,  near  gatehous 

I 

30 

6.9 

5 

10 

3.0 

0.7 

2.8 

]  .3 

.25 

.01 

1.5 

6 

6.7 

.01 

0.0 

.01 

44 

3 

2) 2-01 D 

Tap  In  Town  Hall 

2 

50 

6.5 

6 

12 

5.1 

0.9 

5.2 

1.4 

0.4 

.02 

1.6 

7 

5.0 

.01 

0.1 

.52 

48 

3 

North  Reading 

213-01G 

O.P.Weil  *  Tub.  Well 

Skug  River 

2 

9 

6.3 

1* 

26 

7.7 

1 .7 

14 

1.8 

•  52 

.14 

10 

6 

19 

.12 

0.5 

.26 

]  V) 

3 

21 3-02G 

G.P.  Well  ffl  at 

Martin* 8  Pond 

2 

17 

6.3 

18 

61 

18 

3.9 

28 

2.4 

1.5 

0.5 

16 

10 

57 

.06 

1.1 

.03 

285 

2 

2l3-o4r. 

G. P. Well  at  Furbish  Pond 

1 

ks 

6.2 

23 

6l 

18 

4.1 

25 

1.8 

1.1 

.57 

12 

17 

49 

.11 

0.1 

.28 

247 

5 

21 T-01  p 

Tap  in  Town  Hall 

3 

?8 

6.6 

28 

64 

20 

5.7 

21 

1.9 

.60 

.60 

12 

16 

47 

.18 

0.  2 

.  10 

245 

"5 

North  Reading, Rehab 

Ctr. 

213A01G 

Tub.  Well 3 

2 

l 

6.8 

24 

S'l 

17 

2.9 

16 

1.8 

.22 

.05 

11 

27 

25 

.04 

1.5 

.17 

186 

5 

2lj5'\01D 

Tap  in  Admin.  IJldg. 

1 

0 

6.6 

24 

55 

16 

^.0 

15 

1.7 

.08 

.04 

15 

22 

25 

.01 

1.4 

.20 

1  '0 

p 

Northampton 

214-01S 

Mountain  St.  Reservoir 

Surf ice  near  gatehouse 

1 

20 

6.7 

l'l 

18 

5.5 

1.0 

2.5 

0.6 

.16 

.03 

7.8 

6 

"•.5 

.01 

0.1 

.00 

52 

2 

214-02S 

Roberts  Meadow  Prook 

Res.  in  Leeds 

0 

8 

6.7 

15 

16 

5.0 

0.8 

1.9 

0.6 

.04 

.00 

6.8 

7 

5.0 

.00 

0.1 

.00 

47 

p 

214-oig 

0. P. Well  U\ ,  Clark  St. 

0 

0 

6.6 

2't 

40 

1? 

2.4 

6.0 

1.0 

.00 

.00 

17 

9 

12 

.00 

1.6 

.00 

112 

1 

21'I-01D 

Tap,  237  Prospect  :;t. 

1 

10 

6.9 

17 

21 

6.9 

0.9 

2.0 

0.6 

.17 

.01 

6.8 

7 

4.0 

.00 

0.1 

.04 

59 

2 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

a. 

Millipjrams  per  Liter 

St>ec .  Cond 
(Micromhos/cm. ) 

.  No.  of  Samoles 

•ri 
■r] 

3 

n 

in 
ll) 

c 

.  Calcium 

3 

•H 
0) 

be 

Sodium 

g 

•H 

in 
n] 
4-1 
O 

cu 

Iron 

,  Manganese 

3 

•ri 
rH 
•ri 
CO 

Sulfate 

Chloride 

■3 

c 

1 

111 

3M 

P 

■ri 

Copper 

No  r  t  h borough 

215-010 

O.P.  Well  Tap  in  P.S. 

Bri^ham  St. 

0 

0 

6.7 

36 

66 

20 

4.0 

9.5 

3-5 

.06 

.17 

14 

20 

21 

.01 

2.6 

.05 

19? 

3 

?1V020' 

Mew  CP.  Well  Lynrin  St. 

0 

3 

6.7 

21 

38 

12. 

2.0 

0.2 

2.f- 

.16 

.10 

12 

16 

17 

.00 

0.7 

.0"5 

134 

3 

215-03G 

Crawford  St.  O.P.  Well 

0 

4 

6.6 

18 

3? 

10 

1.6 

8.3 

l .~" 

.02 

.00 

10 

13 

17 

.00 

0.1 

.04 

11^ 

3 

215-01D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

4 

6.7 

"V) 

59 

18 

2.5 

8.9 

2.h 

.02 

.01 

12 

17 

16 

.00 

1  -  j 

2.1 

162 

3 

Nori  (ibDn'^e  W.w.  Lo. 

216-010 

Tub.  Wells  A  2  G.P.  Wella 

Hockwel  1  Meadow  Pond 

1 

8 

o.  y 

21 

29 

8.8 

1.6 

10 

1.4 

.58 

.33 

9.4 

1 

19 

.00 

0.4 

.01 

106 

3 

216-02G 

Tub.  Wells  at  Cook  Allen 

Res.  Tap  in  P.S. 

0 

0 

O.  1 

t, 

Q 

O 

2.3 

0.5 

5.0 

0.  '1 

.02 

.02 

6.7 

0 

5.3 

.00 

0.1 

.02 

41 

3 

216-03G 

O.P.  Well  Tap  in  P.S.  Mea- 

dow Pond 

J) 

op 

6.3 

22 

25 

1.4 

A  7 
o.  f 

\»~" 

1.9 

.  Or 

11 

2 

11 

1  7 

0.1 

.03 

no 

3 

216-01D 

Tap  on  °y  i>  torn 

1 

3 

6.3 

13 

19 

5.8 

1 .0 

7.5 

0.0 

.41 

.00 

O  1 

8.1 

1 

12 

.00 

0.2 

.04 

74 

Northfield  N'Field  3. 

lne  • 

?17A-01S 

Upper  Reservoir  on  Louis- 

iana Brook 

0 

5 

6.7 

8 

13 

3.7 

0.7 

1.1 

0.? 

.11 

.02 

7.0 

7 

2.7 

.00 

0.0 

.17 

41 

3 

217A01D 

Tap  on  System 

0 

6.7 

12 

18 

5.'i 

o.9 

1.6 

0.1 

.00 

.03 

7.1 

8 

2.5 

.00 

0.0 

.01 

47 

2 

liorUificld  W-xter  Co. 

P17EVJ1  U 

Tap  on  System 

0 

7 

6.8 

8 

17 

4.0 

1.0 

2.8 

o.5 

.13 

.01 

6.6 

8 

5.5 

.00 

0.0 

.01 

5'' 

2 

No  r  ton 

>l8-0l(i 

O.P.  Well  #1  Tap  in  P.S. 

Pine  St. 

n 

4 

6.6 

13 

18 

4.9 

1.4 

6.3 

0.5 

.01 

.20 

12 

9 

10 

.00 

0.1 

.OS 

82 

3 

City  or  Town 

1 

Source 

Turbidity 

Color 

Milli prams  per  Liter 

1 

tj  in 
c.  O 
Q  £ 

u  u 

p  x: 

CO  ^ 

in 

4) 
jl 

O 
O 

d 
H 

V) 

■ri 
O 

Magnesium 

•H 

$ 

b 

c 
| 

01 
41 

i 

b£ 
1 

s 

■ri 

1 

<u 

Id 
1 

Chloride 

m 

*H 

41 
I* 
nj 

c 
p 

•ri 

I 

p. 
0 

Nor'on 

?lR-0?Q 

CP.  Well  ff2  Tap  in  r.S. 

Pine  St- 

1 

2 

6.5 

1 2 

17 

ji  a 

M  .  O 

1.3 

3>.  0 

0.5 

•  02 

.07 

12 

7 

9.3 

.  00 

0.1 

.01 

218-03G 

G.P.  Well  Tap  In  P.S.  IJ«v:- 

land  St.. 

0 

It 

6.3 

11 

10 

5.1 

1.4 

6.0 

O.'l 

.01 

.01 

10 

11 

.00 

O.'l 

.11 

71 

3 

CP.  Well  ffk,  Plain  St. 

0 

7 

6.'i 

16 

2l4 

6.6 

1.9 

8.2 

0.9 

.01 

.26 

10 

0 

15 

.00 

0.7 

.08 

P'l 

3 

218-050 

CP.  Hell  //S,  Winnecunnet 

1 

2 

6.5 

12 

ll» 

3.6 

1 .2 

1.9 

0.3 

.06 

.00 

11 

6 

6.0 

.00 

0.0 

.01 

77 

3 

21 8-01 D 

Tap  In  Post  Office 

0 

6 

6. it 

16 

22 

6.1 

1.5 

6.9 

0.6 

.02 

.01 

11 

1.7 

8 

.00 

o.h 

.61 

111 

3 

Horton  Vhoaton 

Collece 

218A01G 

Driven  Wella,  Tip  in  P.S. 

0 

2 

1.7 

55 

9't 

30 

>\.<t 

ro„ 

1.3 

.00 

.01 

12 

22 

32 

.00 

2.7 

.26 

275 

2 

21 8*01  D 

Tap  in  Admin.  DVlR. 

0 

7 

6.6 

56 

90 

29 

'1.0 

20. 

1.2 

.01 

.03 

12 

21 

39 

.01 

2.7 

.08 

285 

2 

Harwell 

219-01 G 

CD.  Hell  III  South  St.  M. 

0 

1 

6.'i 

16 

26 

6.2 

2.5 

i|R 

1.5 

.O'l 

.02 

11 

15 

96 

.00 

1.1 

.01 

357 

3 

219-020 

CD.  Well  U?.,  Grove  St. 

r\ 
U 

1 
1 

6.2 

16 

26 

5.6 

r  .D 

9.2 

0.5 

.01 

.07 

lU 

8 

'.00 

O.'l 

.00 

108 

3 

219-03G 

CD.  Well  #3,  Grove  St. 

r\ 

KJ 

U 
1 

6.0 

6 

2.6 

6.3 

c  •  O 

19 

0.9 

.03 

.01 

9.9 

12 

.00 

1.0 

.O'l 

1*5 

3 

21 9-0'ta 

CD.  Well  //If,  Ridge  Hill  Ri 

0 

3 

6.0 

12 

50 

12 

'1.8 

28 

1.1 

.00 

.07 

11 

13 

55 

.00 

2.2 

.00 

233 

3 

219-030 

CD.  Veil  #S,  Grove  St. 

0 

l 

6.0 

10 

30 

1.2 

3.0 

I* 

0.R 

.00 

.01 

11 

11 

32 

.00 

1.0 

.01 

148 

3 

219-060 

CP.  Well  #6  South  St.  K. 

0 

9 

6.0 

10 

31 

7.3 

3.0 

26 

0.8 

.05 

.12 

11 

11 

*4.8 

.00 

0.1 

.00 

lRl 

3 

21 9-01 D 

Tap  on  „ystem 

0 

2 

6.1 

20 

37 

11 

2.2 

25 

0.9 

.11 

.01 

12 

10 

50 

.00 

0.9 

.26 

2'I3 

3 

221 -010 

5  O.P.  Wei  la  ft  Infiltra- 

tion Gallery 

2 

8 

6.6 

9 

10 

2.5 

1.0 

10 

0.6 

.45 

.00 

8.3 

5 

l'l 

.00 

0.3 

.0? 

63 

2 

221-020 

CP.  Wells  -  5  Wella 

8 

12 

6.6 

9 

9 

2.2 

0.8 

9.5 

0.6 

l,k 

.05 

11 

5 

111 

.00 

0.1 

.02 

57 

2 

221-030 

Sta.  #2  Parm  Neck  Kd. 

0 

2 

6.3 

5 

8 

1.1 

1.3 

13 

0.7 

.00 

.00 

8.3 

0 

18 

.00 

O.'l 

.03 

68 

2 

1 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

3C 
O. 

Millipxajns  per  Liter 

6 

0  ^ 
0  cj 

Sid 

CO 

ID 
0) 

j! 

lM 

0 

0 

Alkalinity 

in 

in 
o> 

i 

§ 

■H 
O 

a 

9 

in 

1 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 

i/i 

i 
1 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

0) 

I 

•H 

Copper 

Oak  Bluffs 

Tap  in  W.  Dept.  Office 

0 

0 

6.3 

7 

10 

1.7 

1.2 

12 

0.7 

.33 

.00 

8.9 

0 

16 

.00 

0.2 

.03 

67 

2 

Orange 

?2>01  S 

Coclidge  Beook  Ren. 

0 

22 

6.6 

7 

13 

3.7 

0.9 

5.0 

0.7 

.11 

.01 

8.8 

1* 

13. 

.00 

0.2 

.01 

61 

3 

223-02G 

G.P.  Well  at  Magee  Meadow 

0 

0 

6.3 

8 

30 

8.8 

1.5 

It. 

l.l 

.05 

.12 

10 

6 

'l't 

.00 

".3 

.02 

168 

3 

223-030 

Crystal  Spring 

0 

8 

6.5 

8 

1*1 

t.2 

1.2 

10. 

1.0 

.10 

.07 

8.6 

2 

12 

.00 

0.2 

.01 

63 

3 

223-OlD 

Tap  on  '-'ystpm 

0 

2 

6.2 

10 

31 

9.2 

1.6 

15 

1.3 

.03 

.11 

7.3 

9 

''3 

.00 

0.3 

.25 

178 

3 

Orl  pans 

22'l-01G 

G.P.  Well  #1,  Gould  Pond 

0 

2 

6.1 

10 

12 

1.9 

1.6 

it 

0.7 

.11 

.06 

6.9 

t 

22 

.00 

0.0 

o.t 

85 

3 

22'l-02G 

G.P.  Well  #2,  Could  1'ond 

0 

3 

6.2 

9 

12 

1.9 

1.7 

15 

0.6 

.01 

.00 

7.6 

5 

2t 

.00 

0.0 

.00 

89 

3 

22^-0 30 

G.P.  Well  ^3,  Could  'ond 

0 

2 

6.2 

10 

12 

1.9 

1.7 

15 

0.7 

.01 

.00 

7.7 

t 

2'l 

.00 

0.0 

.01 

87 

3 

22'(-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

2 

6.1 

q 

12 

2.1 

1.7 

l't 

0.6 

•  A  -J 

.03 

6  Q 

it 

00 

0.0 

.0t 

86 

3 

Oxford 

226-01 G 

G.  P.  Well  #1, Wellington 

Brook  &  Itt.  12 

0 

3 

6.3 

23 

'12 

1  } 

1  .c> 

I'i 

2.9 

.00 

.00 

11 

11 

23 

.00 

1 . 1 

.35 

162 

3 

226-020 

G.   P.  Well  //?,  Wellington 

Brook  &  Rt.  12 

2 

5 

6.5 

38 

57 

19 

2.2 

13 

2.9 

.23 

.02 

11 

9 

2t 

.00 

1.5 

1 .1 

167 

2 

226-0 JG 

G.  P.  Well,  Nelson  Rd.  fit 

French  fliver 

0 

0 

6.8 

26 

27 

8.5 

1.2 

'••5 

2.1 

.00 

.00 

12 

5 

'1.0 

.no 

O.'l 

.00 

77 

3 

226-01 D 

Tap  on  System 

0 

6.'i 

25 

'i'i 

l't 

1.9 

I'i 

3.1 

.01 

.00 

11 

10 

2'» 

.00 

1.3 

.17 

151 

3 

Palmer,  Fire  Dist.  //l 

227-01S 

Graves  Brook  Upper  Ilea. 

1 

13 

6.6 

6 

'1.3 

1.0 

3.0 

0.7 

.20 

.03 

10 

6 

10 

.00 

0.0 

.00 

5'' 

3 

227-02S 

Craves  Brook,  Lower  Hps. 

1 

10 

6.7 

13 

i'i 

'1.1 

0.9 

3.1 

0.7 

.26 

.02 

8.9 

5 

10. 

.00 

0.0 

.00 

51 

3 

227-01(1 

Tub.  Wells  off  Salem  St. 

0 

0 

6.6 

21 

53 

13 

'i.7 

8.2 

2.5 

.01 

.00 

l't 

l't 

21 

.00 

1.6 

.02 

ltt 

"5 

Millipxamr,  per  Liter 

in 
o> 

Ji 

o 

0 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

Alkalinity 

Hardness 

I 

•H 
U 

3 

i 

•r4 
1/1 

u 

1 
1 

i 

CO 

Potassium 

Iron 

u 
g 
1 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

I 

'litrate  N 

Copper 

B 

c  o 

8i 

6  u 

Q  2. 
to  ^ 

hlanr  Pire  Dist.  ffl 

227-02G 

G,  T,  Well  Salem  St. 

0 

3 

6.7 

25 

3B 

9.6 

3.5 

6.7 

2.8 

.05 

.04 

15 

13 

12 

.01 

0.4 

.00 

119 

3 

227-0] D 

Tap  on  System 

l 

8 

6.8 

11 

27 

7.1 

2.1 

4.8 

1.4 

.12 

.02 

12. 

8 

12 

.01 

1.0 

.19 

84 

3 

l  ^lmer,  Thorn  P  ft  W. 

Diet. 

227A01D 

Tap  on  System 

o 

o 

7.0 

16 

2.1 

5.8 

00 

.no 

1  O 
IV 

xo 

o  n 

.00 

I  •  u 

I  •  w 

146 

1 

Falnv>r,  Bondsvtlle 

227B02G 

Gravel  Developed  Wcl  1  off 
West  St. 

0 

i 

6.3 

16 

3^ 

11 

2.7 

5.3 

2.8 

.00 

.00 

13 

18 

14 

.00 

1.2 

.04 

127 

2 

227ISolL> 

Tap  on  System 

0 

0 

6.7 

27 

1(9 

15 

2.7 

6 

2.8 

.00 

.00 

14 

12 

17 

.00 

1.7 

.06 

117 

? 

Palmer,  Three  Rivers 

??7('0?G 

G.P.  W<»]1,  Tap  in  P.S. 
Oak  St. 

1 

d 

6.5 

20 

3'* 

9.7 

2.3 

5.5 

•  Uf ) 

.19 

12 

15 

O  r- 
"•5 

.02 

1.7 

.01 

100 

2 

227C0V) 

Washed  Well,  Rt.  lRl 

;> 

It 

6.6 

21 

'to 

12 

2.6 

9.0 

3»  5 

.18 

.00 

1 2 

jq 

.00 

00 

no 

2 

??7C01  D  / 

Tap  on  System 

o 

6.6 

?S 
•  j 

^8 

11 

?.1 

7.5 

.00 

.01 

12 

14 

14 

.00 

°.8 

125 

Pax  ten 

228-013 

Asnebumskit  Pond  near  P.S. 

l 

20 

6.6 

o 

14 

''.5 

0.7 

1? 

I.': 

.11 

.01 

1.9 

5 

18 

.00 

0.1 

.29 

92 

3 

228-0 2S 

Sprinc  Basin,  Tap  in  P.S. 

3 

6.0 

12 

19 

0.9 

15. 

1.4 

.02 

.01 

6.4 

0 

17 

.00 

o.9 

.70 

109 

1 

228-01 D 

Tap  on  System 

13 

6.3 

10 

J  6 

h  ft 

0  Q 

1.4 

.12 

m 

.  Ul 

3.4 

'1 

20 

no 

n.h 

.14 

95 

1 

^'S^niS 

Spring  Pond  near  Gatehoune 

8 

7.? 

24 

17 

7.9 

4.1 

20 

1.9 

-.12 

.0? 

2.3 

15 

4l 

.01 

0.6 

.01 

191 

3 

229-02S 

Suntaug  Lake  near  Gatehoiipc 

20 

7.'i 

25 

1(6 

10 

''.9 

?3 

1.9 

.03 

.00 

3.1 

16 

45 

.00 

1.3 

.02 

223 

2 

229-04 s 

Winona  Pond  Res.  Raw 

30 

7.5 

25 

'10 

8.0 

li  Q 

'1 .8 

16 

1.4 

.16 

.03 

3.8 

15 

33 

.00 

0.3 

.02 

178 

3 

229-04 F 

Winona  Pond  Res.,  Piniohed 

0 

3 

7.3 

25 

3? 

7.0 

5.0 

19 

l.'i 

.00 

.02 

1.4 

25 

10 

.00 

0.3 

.11 

193 

2 

229-01 D 

Tap  in  Mat.  Dept.  Office 

1 

l? 

7.1 

21 

35 

7.7 

3.9 

18 

1.6 

.27 

.01 

1.9 

16 

17 

.02 

0.4 

.05 

]8o 

3 

M  i  1 1  i  prajnj 

»  per 

Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

Alkalinity 

Hardness 

.  Calcium 

Magnesium 

Sodium 

Potassium 

Iron 

(/) 

01 

S 

1 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

■  Nitrate  N 

Copper 

SDec.  Cond 

( Micromhos / cm . 

.  No.  of  Samples 

Pe  1  ham 

230-01 D 

'Pap  on  System 

0 

10 

7.1 

'» 

9 

2.3 

0.6 

3.2 

O.'l 

.10 

.03 

6.3 

10 

5.5 

.00 

o.l 

.26 

'•3 

2 

Pembroke 

231-010 

0.  P.  Veil  //l,  Tap  in 
Pump  Sta.  Ilobomock 

\ 

J 

6.3 

1 7 

21 

^  2 

1  c, 
J-  2 

\  Q. 

.11 

21* 

.00 

0.8 

02 

Hi) 

j 

211-02G 

0.  P.  Well  //2,  Center-  St. 

1 

k 

6.5 

15 

22 

5." 

2.0 

16 

0.8 

.30 

.09 

1* 

5 

21 

.00 

0.7 

.02 

126 

3 

231-03G 

G.  P.  Well  #3,  School  St. 

0 

6.8 

59 

25 

5.9 

2.') 

27 

o.e 

.01 

.01 

13 

1 

22 

.03 

1.6 

.22 

167 

~1 

231 -01 D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

5 

6.6 

2'l 

22 

5.8 

1  .1 

18 

0.9 

22 

.09 

13 

k 

20 

.02 

0.8 

1.8 

136 

3 

Peppp  rp  11 

232-010 

Tub.  *  G.P.  Wells,  Tap  In 
P.  3.  North  of  Pemls  Road 

0 

8 

6.*4 

11 

19 

't.3 

0.7 

3.0 

0.7 

.01 

.02 

8.2 

4 

7.0 

.02 

0.2 

.01 

55 

2 

2V-02G 

0.  P.  Wei  1 ,  Jer3ey  St. 
at  Groton  Line 

0 

0 

6.5 

3't 

57 

20 

1.6 

6.8 

1.7 

.00 

.00 

8.9 

l'l 

15 

.02 

1.0 

.02 

105 

2 

232-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

j 

6.6 

jit 

1.2 

1.2 

.16 

.01 

8  Q 

10 

.01 

0.6 

.16 

111 

2 

Pittsfield 

236-01 S 

Ashley  Reservoir,  Lower 

1 

11 

7-1 

31 

'il 

9.1 

".3 

1.2 

O.'l 

.05 

.01 

2.7 

9 

3.3 

.00 

0.1 

.00 

85 

3 

236-02S 

Karnham  Reservoir 

1 

33 

6.9 

5 

9 

2.3 

l.'i 

0.8 

0.3 

•  O'l 

.02 

2.8 

7 

3.7 

.02 

0.1 

.00 

31 

3 

236-0 3S 

Reservoir  Ashley  Lake 

1 

12 

7.0 

11 

17 

3.8 

I.* 

1.1 

0.3 

.16 

.0') 

0.6 

7 

3.3 

.00 

0.0 

.00 

'10 

3 

236-0'tS 

Sackett  Brook  Reservoir 
Near  Intake,  Upper 

1 

13 

7.1 

33 

'12 

9.'i 

".3 

1.7 

0.5. 

.05 

.01 

3.6 

8 

3.3 

.00 

0.1 

.00 

89 

3 

236-O6S 

Cleveland  Refervoir  Near 
Intake 

1 

16 

7.2 

111 

21 

6.0 

1.6 

2.1* 

0.6 

.10 

.03 

3.9 

8 

3.7 

.00 

0.1 

.00 

69 

3 

236-OI D 

Tap  in  town,  City  Hall 

2 

15 

7.0 

10 

22 

6.3 

1.6 

1.9 

0.7 

.20 

.0  ^ 

'1.0 

9 

6.3 

.00 

0.1 

.29 

61 

3 

Plainville 
1  *  u  nip 

'j.    r.    We  1  L   lf\    Oil    lit,  1UO 

0 

0 

5.9 

11 

26 

7.8 

1.7 

26 

1.8 

.08 

•  1  ** 

3.5 

13 

39 

,00 

1.7 

.08 

190 

2 

Milli prams  per  Liter 

\ 

Source 

V) 
01 

City  or  Town 

■ri 

h 

8 

< 

10 
VI 

o> 

DC 

,  Calcium 

§ 

•H 

in 

0) 

& 

Ul 

Potassium 

c 

8 

M 

n 
1 

{ 

m 

0 

l-t 
•f\ 

CO 

Sulfate 

Chloride 

•rH 

01 

f 
id 

•H 

u 

i. 

c 
o 
o 

•O  1/1 
C  0 

<S| 

d  o 
ft  9 

P  Su 
CO  ^ 

j! 

o 

0 

pi  _  i  nu  nip 

238-020 

G.P.  Well  f/2  off  George  St 

1 

5 

5.9 

9 

?1 

5.8 

1.5 

1  O 

*  J 

0.H 

.28 

.2't 

0  Q 

10 

3*t 

.  0) 

0.5 

.07 

155 

p 

238-01D 

Tap  in  Town  Office 

0 

8 

6.6 

39 

31 

8.8 

2.2 

27 

1 .1 

.<0 

.2'! 

5.2 

8 

^8 

.15 

0.9 

208 

2 

PI  ymo'  i  t.h 

2^9-01 S 

Little  Soutn  Pond  near 
Outlet 

1 

k 

6.8 

5 

o 

1 . 1 

0.8 

6. 3 

0.5 

.01 

.00 

O.'l 

5 

10 

.00 

0.0 

.00 

l|Jt 

239-0?S 

Great  South- Pond  near 
Outlet 

1 

It 

6.8 

1) 

6.3 

1.2 

0.8 

6.5 

0.5 

.06 

.00 

0.5 

4 

9 

.01 

0.0 

.00 

239-01G 

G.P.  Well  -  Manomet 

p 

H 

6.'t 

10 

13 

2.3 

1.7 

12 

0.8 

.10 

.03 

9.P 

6 

15 

.00 

0.7 

.0^ 

70 

p 

239-02G 

G.P.  Well -Lout  Pond 

3 

11 

6.5 

10 

9 

2.0 

1.0 

8.6 

0.6 

.36 

.05 

10 

3 

11 

.01 

0.3 

.01 

5f> 

3 

*:  l/- U  .u 

G.P.  Well-Ship  Pond 

0 

2 

6. 'i 

9 

10 

1.9 

1.2 

9 

0.7 

.00 

.00 

12 

't 

13 

.00 

0.0 

.02 

6o 

239-O'lG 

O.P.  Well-Federal  Furnace 

(  0 

2 

6. 4 

8 

9 

1  7 

1.2 

8.1 

o.r 

.00 

.01 

8.2 

11 

.00 

0.3 

.03 

55 

239-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

fl 

6.'i 

5 

A 

1.6 

0  Q 

7.0 

o.c 

.26 

.01 

3.* 

'i 

12 

.00 

0.0 

.ofi 

'19 

Plymouth,  MCI 

For.  Camp 

239WUD 

Tap  on  System 

1 

0 

5.8 

8 

7 

1.0 

0.9 

6.5 

o.c 

.10 

.01 

6.0 

i» 

11 

.00 

0.1 

.65 

50 

1 

PI  yinout-h  f 

Cedarvjlle  Landing  Water  Assoc., Inc. 

r>"?ot.*m  r. 

C  ^  J+rVl  1  KI 

G.P.  Well  //l,  Pawtucket  Rd 

3? 

30 

5-8 

8 

13 

5.3 

1.1 

15 

0.7 

3.7 

.07 

8.8 

10 

2't 

.01 

O.'l 

.10 

115 

3 

239C02G 

O.P.  Well  //2,  Pawtucket  Rd 

2 

8 

6.9 

?3 

5 

5.9 

1.6 

13 

0.' 

.21* 

.01 

5.? 

7 

15 

.00 

0.6 

.0) 

107 

3 

239C01D 

Tap  on  System 

1 

0 

6.3 

19 

17 

'i.6 

1.2 

13 

O.c 

•  O'l 

,00 

7 

16 

.  00 

o.  3 

n  ft 

97 

2 

Provi  ncetown 

2'l2-02G 

O.P.  Wells,  No.  Truro  Ht6/> 

0 

0 

6.5 

11 

46 

6.5 

It.'l 

26 

l.1 

.00 

,1C 

7.f 

1 

106 

.00 

0.5 

.01 

261 

p 

2*12-030 

5  G.P.  Wells,  South  Mollov 
Sta. ,  North  Truro 

1 

3 

6.5 

6 

26 

'».9 

3.1 

?3 

1 .' 

.O'l 

.01 

8.f 

it 

>»5 

.00 

0.2 

.09 

172 

2 

i 

Milligrams  per  Liter 

I 

<D 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

a: 
o. 

Alkalinity 

Hardness 

.  Calcium 

•H 

10 

1 

Sodium 

Potassium 

c 
1 

y 
</> 

0) 

I 

bE 

1 

n) 
O 

•H 

CO 

Sulfate 

Chloride 

m 

•H 

•  Nitrate  N 

Copper 

Spec.  Cond 
( Micromhos  / 

el 
O 
0 

Province  town 

2'l2-01D 

Tap-Adams  Pharmacy,  25'l 
Commercial  St. 

1 

0 

6.6 

o 
o 

31 

5.2 

'1.3 

30 

1.5 

.05 

.05 

9.3 

r\ 
U 

ou 

.01 

O.'l 

• 

2l8 

2 

Quincy 

2*1  3-011) 

MDC  -  Tap  on  System 

I 

8 

6. 'i 

6 

l't 

0.7 

6.5 

0.8 

.17 

.03 

2.1 

n 

O 

12 

.02 

0,2 

.  22 

lO'l 

3 

Randolph 
?M-013 

Great  Pon'l-Raw  Water 

1 

26 

7.1 

15 

30 

8.2 

2.t 

28 

2.2 

.19 

.05 

2.5 

16 

w 

.00 

0.6 

.03 

190 

2 

2'l'i-01F 

Great  Pond-Finish  Water 

1 

0 

7.0 

15 

?7 

7.0 

2.2 

30 

K8 

.13 

.05 

22 

"3 

.00 

0.9 

.07 

200 

1 

2'l't-0l)G 

G.P.  Well  #l-South  St. 

0 

5 

6.8 

33 

53 

13 

5.0 

25 

2.2 

.05 

.18 

6.9 

20 

39 

.03 

2.0 

.06 

235 

2 

2'l'l-O'tG 

Tubular  Well3-lJonna  Rd. 

0 

30 

6.'i 

?6 

57 

16 

'1.0 

18 

1.3 

.10 

•  50 

10 

28 

3" 

.01 

1.8 

.05 

205 

1 

2tt-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

10 

6.7 

15 

28 

7." 

28 

1.8 

°0 

02 

't.2 

25 

hi 

.00 

0.9 

.13 

210 

1 

2'it-o  'n 

Devine  School  N.  Randolph 

1 

10 

6.8 

in 

31 

8.3 

2.3 

29 

2.3 

.28 

.03 

2. It 

23 

'•3 

.00 

0.6 

.12 

205 

2 

Raynhnm  Center  W. 

Diat. 

2'l 5-01G 

Cni  s  son  We  11  o  f  f*  J  ohn  son 
St. 

0 

13 

6.'i 

10 

20 

5 

1.6 

11 

1.1 

0.1 

.56 

7.9 

13 

It 

.01 

0.6 

.'16 

109 

3 

O.P.Hell  //2  off  Kim  St. 

0 

l» 

6.3 

17 

31 

8.2 

2.6 

l't 

1.2 

.23 

.2'! 

10 

17 

21 

.01 

O.'l 

.01 

130 

3 

?'I5-01D 
2't5-02G 

Tap  in  'I'own  Hall 

Caisson  Well  //2  oil   Elm  ot 

0 

.  1 

3 
5 

6.'i 

29 
15 

'10 

32 

12 
8.7 

2.1 
2.6 

12 
12 

1.1 
1.1 

.O'l 
.09 

.It 
.36 

10 
15 

15 
16 

17 
17 

.00 

.00 

0.5 
0.2 

.08 
.0] 

138 
116 

3 
2 

Mo.  Rnynhun  'Jater 

Diat. 

Tub.  Wells  Kinp:  Philip 
Street 

0 

0 

6.1 

15 

21 

5.5 

1.8 

5-5 

0.5 

.00 

.02 

5.1 

10 

6.0 

.00 

0.7 

.00 

71 

1 

2'15A02G 

Caisson  Well  First  St. 

0 

0 

5.8 

10 

'18 

13 

3.5 

?3 

3.0 

.07 

1.1 

10 

39 

26 

.03 

2.8 

.ot 

223 

3 

:''ISA01D 

Tap  at  331  KinK  Philip  St 

0 

0 

5-9 

13 

33 

9.1 

2.'t 

H 

1.7 

.O't 

.32 

9.0 

21 

20 

.00 

1.9 

0.7 

lH6 

3 

City  or  Town 

1 

Source 

Turbidity 

Color 

13. 

Mil li prams  per  Liter 

1 

x>  in 
c  o 

I 
o  u 

V) 

i! 

rH 

l*H 
O 

0 

Alkalinity 

Hardness 

•H 
O 

o 

•H 

in 
a) 

& 

2. 

Sodium 

Potassium 

Iron 

0) 
U) 

3 

a 

1 

s 

•H 
«H 
•ri 

t/l 

Sulfate 

Chloride 

D 

•H 

I 
* 

Nitrate  N 

Copper 

Rpqd  i  np 

Combined  Well  0  at  100  ^cro 

Meadow,  Raw  Water 

22 

1*8 

6.6 

32 

61 

18 

25 

2.3 

.10 

27 

73 

1  Q 

0.2 

.02 

270 

2 

Olifx      Ol  P 

*t'IO— U  1 1' 

oomoineu   vpi  1 3  ai  iixj  Acre 

Meadow,  Finished 

0 

8.0 

67 

55 

16 

3.7 

15 

2.9 

.11 

.18 

6.1 

31 

92 

.17 

0.2 

.00 

505 

?. 

2*\(>-0?G 

Q. P.  Well  jfl,  Revay  Meadow 

1 

50 

6.3 

hi 

m 

36 

6.0 

65 

1.3 

n«5 

.73 

12 

32 

151 

.05 

1 .9 

1.0 

615 

2 

2>i6-0'tG 

G.P.  Well  Town  i'oreat 

] 

18 

6.3 

*-  f 

62 

17 

1.6 

16 

2.1 

0  7 

.22 

13 

lit 

.01 

0  1 

01 

213 

2 

?>l6-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

23 

7.5 

n? 

58 

16 

1.1 

65 

2.7 

.17 

.15 

7.7 

31 

96 

.06 

0.2 

0.8 

I50 

2 

Revere 

2'i8-0]D 

Tap  in  City  Hall 

)  Q 

6.7 

q 

3.8 

0.7 

5  0 

0.6 

.01 

3-3 

7 
f 

.05 

0  2 

.10 

61 

2 

Honk port 

o<^o_oi  3 

Ca pG  Pond ,  Haw  Wat^r  from 

Tap  in  p.S 

2 

"»3 

6.8 

3 

16 

3-6 

1 .6 

?9 

1.3 

1.3 

.18 

2.7 

10 

18 

.05 

0.1 

.03 

183 

2 

<-jc  ™V  i  P 

v  irirti      1 1  •    1  npt  rn  tor 

Plant  Cape  Pond 

0 

5 

6.9 

7 

5«i 

11 

1.6 

30 

1.3 

.02 

.11 

3.0 

19 

50 

.02 

0.1 

.00 

21 8 

2 

oco  noo 

U 1  >pe r  Ca rl son 1 3  Quarry  Ta p 

in  P.S. 

1 

3 

6.7 

5 

u 

2.8 

9 

o.9 

.11 

.01 

1.2 

9 

15 

00 

0.0 

.01 

10? 

3 

1UU«    nei 1 3   UnW   Wu L*?r  lap 

Mill brook 

0 

'i 

6.5 

8 

19 

1.5 

1.8 

10 

1.0 

.01 

.07 

8.0 

10 

13 

.00 

0.3 

.01 

efl 

3 

252-02F 

Tub.  Wells  Millbrook  Pin. 

1 

7.9 

M 

55 

19 

2.0 

n 

0.9 

.08 

.07 

8.8 

10 

16 

.00 

0.1 

.00 

112 

3 

252-01D 

Tap  in  Aown  Hall 

0 

7.* 

m 

33 

10 

1.6 

22 

0.9 

.03 

.08 

1.5 

15 

35 

.00 

0.1 

.02 

168 

3 

Rowl cy 

25'i-OlG 

Ti»h      Uol  1  a   Tin   i  r»    P  ^ 
1 1 1 U  •     ntf  1  J  a     1  <  i  |  >    111    1  .  .  >  . 

Routes  1A  A  133 

0 

3 

7.0 

78 

109 

3" 

5.5 

21 

1.6 

.06 

.00 

8.6 

19 

36 

.00 

1.1 

.00 

290 

3 

?5'i-02G 

G.H.  Well  1)1  Haverhill  St. 

0 

7.0 

15 

58 

16 

'•.3 

10 

1.8 

.02 

.00 

10 

12 

51 

.00 

1  .2 

.01 

262 

3 

! 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

ft 

Milligrams  per  Liter 

Spec .  Cond 
(Micromhos/cm. ) 

,  No.  of  Samples 

1 

<3 

V) 

in 

1 

.  Calcium 

w 

0) 

Sodium 

Potassium 

Iron 

0) 

w 
<D 

! 
I 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

2: 
id 

J 

•  Nitrate  N 

Copper 

Rowley 

?S'I-01D 

Tap  In  Town  Hall 

0 

0 

6.8 

35 

63 

18 

4.2 

30 

1.8 

.O'l 

.00 

OQ 

Ik 

s4 

.00 

1  2 

n^ 

260 

J 

Royal aton  S.RI.A.INC. 

255-01G 

Tubular  Well 

3 

8 

7.0 

53 

58 

20 

2.0 

12 

1.8 

M 

.'to 

12 

24 

5.0 

.11 

0.0 

.00 

155 

2 

255-01 D 

Tap  on  System 

4 

8 

7.0 

53 

62 

22 

2.0 

11 

1.8 

•  53 

.38 

13 

23 

6.0 

.10 

0.3 

.00 

162 

2 

Ru3se] 1 

256-01 S 

Black  Brook  Reservoir  be- 

fore Filtration 

l 

25 

6.9 

10 

15 

3«l 

]  .0 

1.1 

0.0 

.  33 

.O'l 

6.5 

5 

3.0 

.00 

0.0 

.03 

39 

3 

2S6-01F 

Black  Brook  Resprvoir 

after  Filtration 

0 

9 

6.9 

9 

12 

3.1 

1.0 

1.6 

0.6 

.07 

.00 

6.4 

5 

3.3 

.00 

0.1 

.00 

^6 

3 

256-01G 

O.P.  Well  //l  off  Rte.  20 

Tap  in  P.S. 

'» 

1 1 

6.9 

42 

71 

18 

6.3 

5.0 

2.1 

.Ul 

.00 

13 

3 

24 

.00 

0.8 

.0] 

165 

3 

256-01D 

Tap  in  Town 

0 

18 

7.1 

11 

l'l 

3-6 

lit 

3.3 

0.6 

.28 

.01 

5.8 

it 

3-7 

.00 

0.1 

.08 

52 

Rut]  and 

257-01S 

Muschopauge  Pd.  near  P.S. 

1 

13 

6.7 

6 

13 

3.8 

0.7 

3.1 

l.l 

•  «9 

.02 

2.3 

7 

.00 

0.0 

.01 

47 

3 

257-01  L> 

Tap  in  Town  Hall 

l 

6 

6.7 

8 

17 

5't 

0.9 

'1.8 

1.5 

.10 

.0? 

3.5 

2 

4 

.02 

0.1 

.45 

63 

3 

Rutland  -  Cool  Sandy 

tleach 

257A01G 

Drilled  Well-Tap  in  P.S. 

0 

0 

7.6 

68 

59 

20 

2.1 

13 

3.3 

.03 

.08 

l«l 

20 

5.5 

.00 

0.0 

.00 

170 

2 

257/'01U 

Cool  Sandy  Beach  W.  S-ipply 

Tap  on  System 

0 

0 

7.7 

71 

59 

20 

2.1 

13 

3.3 

.03 

.00 

l'l 

22 

17 

.00 

0.0 

.00 

175 

p 

Salem-Eiever)  y 

25H-0) S 

Wonham  Lake  Filtration 

Plant  -  Raw  Water 

l 

25 

7.1 

18 

'1? 

12 

3.1 

18 

1  .4 

.11 

.12 

3.4 

17 

35 

.O'l 

0.3 

.00 

173 

3 

1 

Millipramr 

.  per 

Liter 

City  or  Town 

Source 

% 

Color 

| 

Hardness 

.  Calcium 

§ 

•H 
1/1 
4> 

£ 

Potassium 

Iron 

Manganese 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

•A 

Nitrate  N 

Copper 

fj 

xi  in 
£  Q 

3 1 

$  a 
C  ii 
to  ^ 

,  No.  of  Samnles 

Salcm-Heverly 

Tip  in  Filter  Plant-Wenham 
Lake  -  Final  Effluent 

0 

6.9 

18 

58 

16 

3.1 

18 

1.4 

.00 

.08 

3.6 

2'l 

38 

.00 

0.2 

.02 

203 

3 

258-02S 

I.onpham  Reaprvolr  at  Kntr. 
to  Wenham  Lake 

1 

73 

6.8 

15 

25 

6.6 

2.1 

13 

1.4 

•  n3 

5.8 

11 

23 

.04 

0.2 

.00 

151 

3 

250-03S 

Putmmville  Reservoir 

1 

t} 

6.9 

14 

33 

9.1 

2.3 

13 

l.l 

.17 

.06 

1.3 

16 

21 

.01 

0.1 

.00 

1  M 

3 

258-01 D 

Tap  In  Salem  CI  ty  Hall 

0 

8 

6.9 

21 

51 

16 

1.1 

18 

l.'i 

.')9 

.07 

3.8 

20 

37 

.00 

0.2 

.12 

193 

-\ 

258-02D 

Tap  In  Beverly  City  Hall 

i 

8 

6.9 

19 

55 

17 

1.1 

18 

1.3 

.17 

;o7 

1.7 

24 

37 

.00 

0.2 

.08 

200 

1 

Salisbury  Water  Co. 

259-0'iG 

G.P.  Well  #5,  Tap  in  P.S. 
Main  St. 

0 

n 

6.6 

29 

70 

19 

5.'t 

21 

2.1 

.01 

.01 

11 

l't 

'12 

.00 

O.'t 

.02 

2'I9 

3 

259-O5G 

G.P.  Well  f/6,  Tap  in  P.S. 
Main  St. 

0 

3 

6.6 

26 

70 

19 

5.3 

32 

2.1 

.00 

.01 

11 

27 

67 

.00 

0.6 

.06 

318 

3 

250.060 

G.r.  Well  ill,  Plack  Snake  ! 

0 

9 

1.2 

96 

158 

12 

12 

'i.O 

.00 

.01 

10 

78 

21 

.00 

0.5 

.22 

3*7 

3 

250-01  n 

Tan  on  System 

0 

0 

6.9 

4l 

o3 

21 

7.1 

2'1 

2.5 

.01 

.01 

7.6 

'16 

56 

.00 

0.6 

.22 

3'10 

3 

Sandwj  ch 

261 -oil 

2  G.P.  Well"-Tupper  Rd. 

1 

0 

6.6 

11 

21 

4.5 

2.3 

16 

0.8 

.33 

.01 

8.8 

8 

26 

.00 

0.5 

.06 

122 

2 

261-02G 

G.P.  Well  off  Rt.e.  6A 
P.S.  tf\ 

0 

6.6 

1? 

?l4 

s.o 

2.6 

15 

0.7 

.0* 

.01 

0.1 

6 

26 

.00 

0.5 

.OS 

114 

P 

-oy; 

G.P.  Well  off  P.lc.  f)A 
P.S.  /*? 

10 

6.7 

18 

36 

10 

2.4 

16 

0.9 

.'»0 

.01 

P. 8 

8 

29 

.00 

0.3 

.02 

1  56 

2 

26L01D 

Tap  at  72  Tupper  Rd. 

0 

0 

13 

2'l 

5.5 

?-3 

15 

0.8 

.02 

.00 

9.7 

6 

25 

.00 

0.5 

.12 

119 

2 

Sau^ia 

262-m n 

Tap  in  Town  Hall 

1 

18 

7.1 

6 

l't 

'1.2 

0.7 

S.8 

0.8 

.'12 

.01 

2.5 

6 

u 

.20 

0.  ? 

.35 

66 

3 

I 

Milligrams  per  lJ.ter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

| 

i 

Hardness 

.  Calcium 

•H 

in 
j| 

Sodium 

Potassium 

Iron 

Manganese 

"1 

0 
•H 

ir. 

Sulfate 

Chloride 

.a 
1 

•  Nitrate  N 

Copper 

Spec.  Cond 
(Micron  ihos /cm. 

V) 
V 

jj 

1*4 
O 

O 

z 

So  i  tuate 

ujtj      ik  en  Dii"K'iT-  rnnn   r\  , 

Raw 

1 

U3 

5.9 

6 

21 

5.3 

2.5 

.00 

1.1 

1.9 

.13 

3.2 

9 

5? 

.03 

0.2 

.20 

190 

2 

t  O't  — U  Kj 

Q  -1-  <-i  1       .  In     '  1     • ,    1     .  1    C*      ID        l.fm.  T  1 
jTPam    S    r't'rir\0\l    li.r.     WO  1  L 

#17 

o 

J 

6.5 

?2 

12 

P  s 
<-  •  ? 

5.0 

n  6 

•  0 

12 

l  H 

.00 

Aft 

,  uu 

I  u 

1 

R053 ton  S 8 rul  ^  0 ra ve^  (1  •  P 
Well  #l8A 

l 

0 

6.6 

17 

32 

6.8 

3.6 

17 

0.9 

.01 

.00 

7.0 

13 

31 

.01 

0.3 

.00 

160 

2 

261 -050 

Rrtison  Sta.  O.P.  Well  #19 

0 

0 

6.1 

?'i 

73 

16 

8 

20 

1.2 

.00 

.00 

13 

13 

67 

.00 

1.6 

.0] 

275 

p 

26'1-ni  d 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.5 

27 

61 

l'l 

6.2 

?3 

1.0 

.0-5 

.05 

12 

16 

56 

.00 

l.l 

.20 

250 

2 

Se^konk 

265-01G 

Tub.  We] 1 3  off  Drown  Ave. 

0 

"> 

6.9 

5't 

83 

28 

3.0' 

8.2 

1  .0 

.00 

.00 

9.9 

23 

11 

.00 

1.5 

.01 

190 

3 

265-020 

G.P.W.  //l  off  Newman  Ave. 

0 

3 

6.9 

63 

74 

2? 

1.3 

22 

1.2 

.01 

2.1 

11 

17 

36 

.29 

0.5 

.01 

250 

3 

,''5r.-0T0 

G.P.W.  jf2  Newman  Ave. 

6 

13 

6.9 

70 

8? 

26 

5.0 

27 

1.6 

0.7 

3-3 

13 

15 

5? 

.72 

o.l 

.01 

315 

3 

265-olG 

G.P.W.  //}  Newman  Ave. 

2 

3 

6.8 

55 

73 

22 

1.1 

17 

1.1 

0.5 

1.3 

9 

17 

?9 

.^2 

0.6 

.06 

213 

3 

265-01 n 

Tap  in  Town  Hnl] 

0 

2 

7.0 

38 

61 

20 

1.7 

11 

0.9 

.00 

.00 

8.1 

17 

19 

.00 

1.0 

.12 

191 

3 

Sharon 

<rtJU— <  JiTi 

u.r.w.   rump  <.>ta .  //^  ram— 
ham  Koad 

1 

9 

6.5 

?7 

56 

15 

''.7 

15 

0.9 

.12 

.3^ 

11 

12 

28 

.01 

1.9 

.13 

178 

2 

Ir.r.W,  rump  bta.  /jFM  I  rce 

0 

3 

6.7 

12 

8'i 

20 

8.2 

28 

1.1 

.00 

.01 

15 

17 

51 

.00 

2.9 

.01 

215 

2 

266-OlG 

o.l .w.  iTjmp  «>ta.  ff^)  Molly 
Lane 

0 

0 

6.8 

29 

'12 

12 

3.0 

11 

0.8 

.00 

.01 

16 

10 

17 

.00 

0.8 

.01 

1"5 

2 

266-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

3 

6.7 

37 

76 

19 

7.0 

21 

1.2 

.05 

.08 

16 

15 

10 

.00 

1.6 

0.9 

260 

2 

Sholburne 

268-01S 

Fox  Brk.  Tntike  Res  Pireet. 

0 

7 

7.1 

35 

3'i 

12 

0.9 

1.2 

0.7 

.02 

.00 

6.6 

6 

2.3 

.00 

o.l 

.00 

°-l 

City  or  Town 

1974 

Source 

•rl 
XI 

g 

Color 

Milliprams  per  Liter 

6 

u  in 
C  O 
0  .g 

C)  0 
0)  'H 

1/)  ^ 

,  Mo.  of  Sarmles 

t 

•H 
•fl 

< 

Hardness 

.  Calcium 

•H 
V) 
V 

£ 
.pi 

i 

1/5 

Potassium 

1 

o> 
n 

01 

I 
1 

3 

iH 
•H 

(/: 

Sulfate 

Chloride 

n5 

•H 

1 

s 

•H 

U 

D 
Q 

O 

Shoi burns 

268.01 G 

(5. P.  Well  Tap  in  P.S.  No. 

River  Valley 

0 

0 

6.9 

33 

'16 

16 

us 

■l.O 

1.8 

.00 

.00 

R.9 

12 

'1.0 

.00 

0.6 

.05 

110 

1 

"68-01 D 

Tap  in  Distribution  System 

0 

3 

7.2 

11 

30 

10 

3.9 

1.8 

>.6 

.05 

.00 

6.5 

9 

1.0 

.00 

0.1 

.0] 

82 

3 

Shirley 

270-01 G 

Dug  Wella,  Tap  near  Pump 

0 

6.5 

18 

10 

9.0 

1 .6 

4.8 

1 .5 

.00 

.05 

1.9 

11 

16. 

.00 

1.2 

.03 

88 

1 

270-02G 

CP.  Well ,  Tip  in  P.S. 

0 

5.6 

12 

28 

^.5 

I.5 

10 

1.7 

.01 

.09 

10 

19 

18 

.00 

1  .n 

.04 

106 

1 

Shirley  In  I.  School 

.'70A01G 

Tub.  Hell  3,  Tap  in  1'.."..  W. 

of  Old  Shirley  Hri. 

106 

20 

5.9 

55 

6<» 

18 

».7 

12 

l  .7 

1.2 

.37 

11 

14 

22 

.00 

0.0 

.00 

190 

3 

P70A01D 

Tap  in  Boiler  Room 

2 

7 

7.1 

56 

67 

't.9 

11 

.  21 

,13 

12 

11 

22 

.00 

0.0 

.01 

185 

3 

Shrewsbury 

2Y1-01G 

CP.  Well  #1,  Tap  in  P.S. 

South  St. 

o 

) 

r>.3 

50 

75 

?5 

5.2 

15 

'.1 

.00 ' 

01 

^.8 

26 

53 

.00 

1 .2 

0  7 

213 

2 

?71-0?0 

G.P.  Well         Tap  in  P.S. 

0 

1 

T.2 

18 

'•8 

15 

?.5 

12 

.5 

.00 

,00 

^.9 

22 

^6 

.00 

D  9 

.68 

156 

1 

?71  -O'tG 

G.P.  Well  H\,  Lambert  Pit 

0 

) 

31* 

9't 

30 

1.6 

19 

5.0 

.00 

00 

5.9 

29 

114 

.00 

1.1 

.'•5 

?2B 

1 

271-050 

fi.P.  Well  #2,  Lambert  Pit 

0 

1 

S.j 

16 

63. 

'0 

5.2 

t7 

'.0 

.00 

03 

>.8 

3'1 

^3 

.00 

1  .2 

.65 

1 

271-060 

Sewell  St.  G.P.  Well  //5 

0 

) 

>.3 

16 

63 

'0 

5.2 

i7 

'.0 

.00 

03 

5.8 

3>» 

53 

.00 

1  .2 

.65 

^28 

l 

2/1-01D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

i.6 

18 

00 

30 

J. 9 

\k 

?.!» 

.02 

,01 

1 1 

27 

?9 

.01 

\  3 

.2<l 

"S6 

3 

v>omor3P  t 

?7  VOLS 

Treatment  PI .  Raw,  Somerset 

Re  a. 

1 

} 

>.7 

6 

19 

S.6 

.2 

1 

.2 

05 

02 

1.3 

11 

) 

,01 

1.1 

.11 

102 

273-01P 

Treatment  PI.  Pi  pish  Somer- 

1 

7 

18. 

i.O 

.2 

0. 

.0 

on 

01 

>.8 

22 

(.0 

,00 

1.2 

.01 

)2 

1 

1 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

Millifrrams  per 

Liter 

SDec.  Cond 
(Micromhos/cm. ) 

.  No.  of  Sanroles 

& 

in 
w 
m 

i 

.  Calcium 

Ifl 

(D 
& 

■a 

Sodium 

Potassium 

Iron 

o> 

V) 

s 

fcC 

i 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Copper 

Somerset 

273-04G 

G.P.  Well  §?,  Brook  St. 

Dighton 

0 

0 

6.5 

16 

27 

7.6 

1.9 

11 

1.8 

.01 

.05 

8.4 

18 

6.5 

.00 

0.9 

.01 

115 

2 

27  VOID 

Fire  Sta.  County  Rd. 

0 

0 

6.7 

17 

22 

6  ^ 

1.4 

1  -1 

.  Vj 

.02 

Q 
O 

.05 

117 

2 

Somerville 

2/4-01 D 

Tap  in  City  Hall 

1 

10 

6.7 

5 

12 

3.7 

0.7 

5.5 

0.7 

.27 

.01 

2.6 

8 

10 

.03 

0.2 

.18 

59 

3 

South  Hadley  F.U.  ft\ 

275-01D 

Tap  on  °ystem 

1 

11 

6.9 

6 

11 

3.5 

0.4 

2.9 

0.6 

.28 

.02 

2.1 

6 

5 

.00 

0.0 

.10 

38 

^ 

South  Hadley  K.D.  #2 

2/SA01S 

Lythia  Brook,  Raw 

0 

10 

6.9 

56 

21 

5.9 

1.4 

11 

0.5 

.03 

.00 

8.3 

10 

12 

.00 

0.9 

.00 

90 

1 

27S101G 

Dug  Wells,  Tap  in  P.S. 

near  Lythia  Brook 

0 

5 

6.6 

10 

61 

18 

3.9 

7.0 

0.5 

.00 

.00 

11. 

22 

16 

.00 

0.8 

.00 

162 

1 

275A01D 

Tap  on  System 

0 

5 

6.9 

4o 

73 

23 

3.H 

7.0 

0.5 

.00 

.00 

11 

21 

9.0 

.00 

0.7 

.85 

180 

1 

Sou  th  amp  ton 

276-01G 

G.P.W.  Tap  at"  Well  near 

Glendale  Hd. 

1 

13 

6.6 

]  l 

10 

3.1 

0.6 

1.2 

0.4 

.12 

.01 

4.7 

3 

2.0 

.00 

0.1 

2.3 

34 

2 

276-01 d 

Tap  in  Town  Hall 

1 

Q 
Q 

6.5 

11 

11 

3-1 

0.6 

1.2 

A  )l 
0.  1 

.15 

.02 

'1.7 

3 

2.5 

.01 

0.1 

2.M 

y\ 

Southborough 

277-0] P 

MDC  Pumping  Sta.  Northboro 

Hd. 

0 

5 

6.'i 

'1 

1? 

3.6 

0.7 

6.2 

0.7 

.0') 

.01 

2.2 

7 

11 

.01 

0.1 

.02 

55 

3 

277-oin 

Tap  in  T0™  Hall 

0 

3 

6.5 

5 

12 

3.5 

0.6 

6.0 

0.6 

.01 

.00 

2.0 

7 

12 

.00 

0.1 

.04 

54 

1 

Southbridge  V.  Co. 

278-01 S 

Hatchet  Brook  Res.  3  Mrec 

.  1 

9 

7.0 

14 

8 

1.7 

0.6 

1.5 

O.'l 

.09 

.01 

3.7 

4 

4.5 

.00 

0.1 

.06 

^6 

2 

1 

City  or  Town 

s 

Source 

Turbidity 

Color 

in 
cx 

Miljipranir,  per  Liter 

6 

^1 

o  0 

o  £ 
to  ^ 

,  No.  of  Samnles 

Hardness 

•H 

o 

•H 

in 
§ 

3 
a: 

i 

0*1 

Potassium 

Iron 

01 
01 

I 
I 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

•fjj 

i 

< 

01 
•rl 

Copper 

Sod t-htjr* i dpc (  W^\t»  Co* 

278-02S 

Hatchett  Brook  Hps.  4 

Direct 

1 

2 

6.9 

A 

1.7 

0.6 

1.4 

0.3 

.06 

.01 

2.9 

6 

3.0 

.00 

0.0 

.00 

26 

2 

278-03S 

Hatchet  Brook  Res.  5, Dir. 

1 

6 

6.6 

2 

5 

1.2 

0.5 

1.3 

0.4 

.08 

.04 

4.4 

5 

9.0 

.00 

0.1 

.00 

23 

2 

278-O'iS 

Cohasse  Brook  Rc.nprvoir 

1 

33 

6.5 

9 

2.4 

0.6 

2.6 

0.5 

.30 

.07 

4.0 

6 

5.0 

.01 

0.1 

.00 

35 

2 

27P-OID 

Tap  on  System 

g 

6.2 

3 

g 

1.7 

0.6 

2.8 

0.4 

.  20 

.02 

3  9 

d 

4  S 

.01 

0.0 

.08 

33 

2 

Southwick 

270-01 T  V 

Tap  in  Town  Hall 

0 

ill 

6.7 

7 

n 

2.9 

0.9 

5.5 

0.4 

.08 

.01 

*.3 

6 

11 

.00 

0.1 

.22 

56 

3 

Spencer 

280-01 S 

Shaw  Pond,  Tap  Chlorinator 

1 

0 

5.8 

2 

o 

2.0 

0.3 

2.0 

•  10 

.01 

2.5 

5 

o 

.01 

0.1 

•  io 

44 

2 

280-01G 

Cranberry  Brook  Well 

0 

0 

6.2 

8 

22 

6.2 

1.6 

8.0 

1.8 

.00 

.00 

13 

16 

12. 

.00 

1.0 

.00 

1 

PHO-OID 

Tap  in  Town  House 

1 

6 

6.'i 

5 

9 

2.7 

0.6 

3.3 

0.6 

.28 

.08 

3.9 

5 

5.5 

.00 

0.2 

.05 

43 

2 

Springfield 

281-01S 

Ludlow  Reservoir,  Raw 

] 

11 

6.7 

Q 

O 

l't 

1.1 

3.5 

0.9 

.05 

.00 

1.9 

8 

4.0 

#  uu 

0.1 

.03 

55 

2 

?8l -0] F 

1  nil  nu  [)p  q      a  f  for   PI  1  t  rn  f  i  < 

111 

6 

6  7 

7 

15 

3." 

1.1 

h  o 

0.9 

.08 

.00 

3.1 

8 

11 

4  00 

0. 1 

.00 

2 

?8l-02S 

Cohhle  Mtn.  Res.  Surface 

at  Dam 

1 

11 

6.7 

6 

11 

2.8 

1.0 

5.2 

0.5 

.08 

.00 

'».5 

7 

12 

.00 

0.1 

.01 

55 

2 

281-02F 

West  I'arish  Filters,  Finisl 

0 

9 

6.5 

6 

10 

2.7 

0.9 

't.6 

0.5 

.08 

.01 

".7 

6 

11 

.00 

0.1 

.03 

53 

2 

28l -01 D 

Tap  in  City  Hall 

1 

8 

6.5 

7 

11 

2.8 

0.9 

'1.9 

0.5 

.08 

.00 

4.7 

6 

10 

.01 

0.1 

0.5 

55 

2 

282-010 

G.P.  Well,  Tannery  Dk. 

Rt.  12 

1 

11 

6.5 

21 

25 

8.3 

l.l 

I 'I 

1 .9 

.06 

.02 

7.6 

14 

19 

.00 

0.2 

.02 

118 

2 

282-020 

Tub.  Wells,  Tannery  Brook 

Rt.  1 2 

] 

k 

6.5 

19 

25 

7.8 

1.0 

13 

1.9 

.04 

.0? 

7.2 

14 

16 

.00 

0.3 

.01 

117 

2 

t 

Milliprams  per  Liter 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

in 
0. 

Alkalinity 

Hardness 

.  Calcium 

•r-i 

w 
a> 

Sodium 

W 

tn 
m 

u 

0 
n. 

Iron 

Manganese 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

m 

■H 
C 

I 

2: 

i 

•H 

Copper 

Spec.  Cond 
(Micromhos/cm. 

,  No.  of  Samples 

Sterl ing 

84 

282-03G 

G.P.  Well,  Houte  l40 

1 

2 

6.9 

25 

20 

1.1 

1.0 

12 

1.3 

.10 

.03 

in 

8 

10 

00 

0  1 

.01 

2 

28?-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

3 

6.8 

25 

V 

22 

7.1 

1.0 

l'l 

1.8 

•  on 

.01 

9.7 

12 

m 

.00 

0.2 

.10 

110 

2 

St.ockbridge 

116 

?8>01S 

Lake  Averic 

1 

12 

7.3 

1)6 

52 

l'l 

't.i 

1.0 

0.3 

.03 

.01 

1.7 

8 

2.7 

•  Ul 

n  n 

.00 

3 

283-OlD 

Tap  on  System 

1 

11 

7.4 

1)9 

51 

14 

4.2 

1.0 

0.3 

.05 

.03 

2.2 

9 

1.3 

,00 

0.0 

.31 

109 

3 

Slock  bri  dge  f 

11111 

Water  Co. 

283AOIG 

Springs,  Direct 

1 

0 

6.8 

37 

44 

10. 

4.5 

1.2 

1.0 

.10 

.00 

12 

3.0 

.00 

0.0 

1 0 

•  1U 

y" 

1 

?83A01d 

Tap  in  Town 

0 

0 

7.0 

38 

*)4 

10 

1.0 

00 

12 

2.0 

.00 

0.0 

.00 

90 

1 

Stoneham 

68 

28't-OlD 

Tap  in  Town  Hall 

1 

7 

6.8 

7 

16 

5.2 

0.8 

3.9 

0.9 

.08 

.02 

2.9 

9 

in 

.01 

0.1 

1.0 

2 

Stoughton 

?85-010 

n\  i\->\  il  TV           1  0      Tan  In  PS 

ruoui  ir  wfii  iHf    J  a}J  xii 
Harris  Pond  Station 

0 

0 

6.6 

18 

1)2 

11 

3.1) 

16 

0.9 

.00 

.00 

12 

1 2 

20 

.00 

3.7 

.04 

163 

2 

285-020 

G.P.  Well,  Pennell  Site, 
West  St. 

l 

6 

6.5 

24 

33 

8.1 

2.9 

8.2 

0.7 

.11 

.30 

15 

11 

12 

.01 

0.8 

.16 

109 

285-05G 

O.P.  Well,  McNamara  Site 

0 

8 

6.4 

15 

25 

6.7 

2.0 

6.6 

0.7 

.on 

.01) 

11 

10 

13 

.01 

0.2 

.02 

86 

2 

285-d'lG 

G.P.  Well,  Gurney  St. 

0 

0 

6.3 

14 

26 

7.1 

2.1 

in 

1.2 

.00 

.00 

11 

11 

22 

.00 

1.4 

.17 

127 

2 

285-050 

Collecting  Gallery,  Tap 
in  P.S.,  Muddy  Pond  Sta. 

l 

0 

6.1 

8 

26 

7.4 

1.7 

li) 

1.1 

.05 

.03 

11 

12 

23 

•  00 

j .  ' 

.no 

135 

2 

285-01D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.3 

17 

3') 

10 

2.5 

in 

1.0 

.10 

.03 

12 

11 

23 

.01 

2.3 

•  51 

l'i2 

2 

St.ow  Jupiper 

Hill 

Water  Co. 

161 

286-010 

Drilled  Well,  Tap  in  P.S. 

10 

30 

6.4 

28 

17 

'1.0 

1.7 

27 

1.6 

1.4 

.08 

15 

23 

21 

.00 

O.l 

.00 

3 

286-01 D 

Tap  on  System 

10 

30 

6.4 

25 

37 

9.5 

3.2 

15. 

').o 

2.9 

.16 

in 

25 

23. 

.00 

0.0 

.00 

1H0 

1 

City  or  Town 

Source 

•d 

•H 
X) 
c. 

1 

Color 

Millionaire 

per 

l, iter 

6 

X)  V) 

£  0 
Q  G 

K 
M  -H 

0  2 

to  ^ 

10 

4) 

rH 

<H 
O 

0 

Alkalinity 

(/) 
VI 

1 

•H 
O 

§ 

•H 

10 

% 

g 
3 
■H 
V) 
V) 
10 

+-> 
0 
(£ 

c 

8 

a) 
in 

0) 

1 

8i 

1 

3 

rH 

•H 
i/: 

It) 

i 

CO 

u 
•0 

•rl 

6 

t 

•H 

& 

p- 
O 
O 

tOf ~U  1  u 

f>   p  Unl  1    /*2  -  Tan  in  P  S 

1 

17 

6.1 

16 

61 

17 

't.8 

16 

^.0 

1.7 

.15 

7 

50 

.02 

O.'t 

.18 

208 

2 

287-020 

G. P. Well  #1   -  Tap  in  P.",. 

0 

I'l 

(>.? 

22 

H6 

13 

16 

1.7 

.15 

It 

)| 

36 

.03 

0.6 

.  1  1 

1B5 

p 

287-010 

Tap  in  Tovni  Hall 

2 

B 

6.2 

18 

66 

18 

').0 

16 

?.l 

.7  3 

.1* 

I'l 

1  1 

57 

.on 

0.  ^ 

?..H 

298 

lJU  JiMi i  y 

288-P2G 

0. P. Well  #2-Haymonrl  Rrl. 

1 

? 

7.0 

68 

107 

33 

6.3 

1 0 

P.'l 

.0} 

.03 

]  1 

30 

on 

•  01 

w  .  i 

*  ^ 

288-0 3G 

G.P.Weil  //3-l'ratt'n  Mill 

Pond 

o 

o 

7.0 

3t 

36 

11 

2,0 

23 

1.8 

.00 

.07 

12 

11 

^0 

.00 

2.2 

.21 

195 

2 

fi    P  U*»l  1    i/ll.Wtrrpn  WH 
Vj  •  J  •  Wri  J     ff"~  rtiii  itril  I'll* 

o 

5 

7  1 
i  . 1 

6'i 

79 

25 

22 

2.9 

.01 

.00 

13 

17 

?8 

.01 

3.6 

.03 

215 

? 

288-050 

G.P.Weil  #5-Rt.  117 

0 

n 

7.5 

96 

139 

6.5 

10 

^.5 

.06 

.01 

15 

25 

?l 

.00 

0.9 

.05 

yio 

1 

TaD  in  Town  H»1  1 

7.'» 

76 

109 

3'l 

5.8 

13 

2.7 

.]'• 

.01 

1? 

2* 

°5 

.00 

1.1 

.06 

•>P.  j 

2 

Supderl*nd,  W.D. 

289-01 g 

O.P.Weil,  Saw  Mill  Brook 

lie  out  vuii 

4 

7 

7.1 

32 

146 

15 

2.0 

0."* 

.?6 

.01 

8.0 

12 

5-3 

.on 

0.0 

.n'l 

95 

3 

2R9-02G 

G. P. Well  off  Rt.  116 

0 

'i 

V.o 

?5 

39 

1? 

I.  ^ 

'••5 

0.6 

.00 

.00 

57 

13 

9.3 

.00 

0.2 

.01 

98 

2P9-01 P 

Tap  inTown 

0 

l 

7.o 

58 

1.7 

17 

0.9 

't.6 

0.6 

.02 

.00 

7.0 

1? 

9.0 

.00 

0.2 

.3? 

109 

i 

VVI 1  ■     WJ  IK.      J  •  U  • 

290-03G 

0. P. Well  at  Fish  Hatchery 

0 

2 

6.5 

16 

?3 

6.8 

1.5 

5." 

l.? 

.00 

.00 

7.? 

0 

8.5 

."0 

0.8 

.O'l 

8*. 

2 

P9o-oid 

Tip  on  r.yntrm 

0 

o 

6.'i 

19 

?6 

7.8 

l.'i 

5.'i 

1.5 

.00 

.00 

7.? 

9 

8.5 

.00 

0.7 

0.8 

87 

2 

S'-'nmpseott 

291 -01 D 

M.O.C.  Eupply 

Tap  in  Town  Hall 

0 

6 

6.8 

7 

13 

3.8 

0.6 

5.8 

0.6 

.1? 

.00 

8 

ll 

.06 

O.'l 

.3't 

58 

3 

1 

Milliprams  per  Liter 

6 

iles 

City  or  Town 

\ 

Source 

Turbidity 

Color 

sj 

Hardness 

.  Calcium 

■H 
ID 
0) 

c 

G, 

I 

Sodium 

Potassium 

Iron 

o> 

0) 

g 

1 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Nitrate  N 

Copper 

Spec.  Cond 
( Micromhos  / 

,  No.  of  Samt 

SwanseA 

292-01 G 

G.P.  Well  //l  Midwood  Pield 

1 

3 

6.3 

16 

24 

7.0 

1.4 

5.8 

0.5 

.08 

.04 

11 

11 

6.0 

.00 

0.1 

.10 

78 

1 

P92-07G 

G.P.  Wen  #3  Midwood  Pi  eld 

2 

10 

6.2 

16 

19 

6.0 

1.0 

5.6 

0.5 

.28 

.25 

11 

11 

12. 

.00 

0.1 

.05 

76 

1 

?92-0°0 

G.P.  Well  '1*5  Maker 
Field 

0 

3 

6.3 

13 

51 

15 

3.2 

10 

2.2 

.01 

.05 

11 

29 

19 

.00 

2.0 

.02 

164 

2 

292-030 

G.P.  Well  ft  Tub.  Wells 
Vinnicum  Rd. 

n 

0 

6.3 

18 

50 

15 

2.8 

12 

1.3 

.06 

.06 

13 

14 

27 

.00 

1.4 

.10 

]6s 

1 

292-o4g 

G.P.  Well  //7  Plant  near 
Maker  -  Raw 

"7 
1 

1  A 
1U 

6.3 

2  2 

41 

•  10 

14 

16 

.00 

0.7 

.01 

165 

1 

292-04 p 

G.P.  Well  ttl  Plant  near 
Maker  -  Finished 

2 

5 

6.3 

22 

52 

16 

3.0 

9.0 

2.2 

.25 

.12 

16 

31* 

17 

.00 

0.7 

1.7 

165 

1 

292-05G 

G.P.W.  //6  Vinnicum  Road 

0 

3 

6.1 

20 

44 

13 

2.7 

12 

1.1 

.10 

.05 

9.7 

1 

19 

.00 

1.2 

.01 

108 

1 

292-08G 

Tub.  Wells,  Uillon  Ln. 

1 

15 

6.2 

9 

20 

5.0 

1.7 

6.5 

0.3 

.05 

•  05 

8.7 

0 

6.0 

.00 

0.2 

.03 

74 

1 

292-01D 

Tap  in  Town 

0 

3 

6.3 

18 

55 

17 

3.0 

11 

2.2 

.05 

.04 

11 

28 

20 

.00 

2.0 

.03 

180 

2 

Taunton 

293-013 

Assawompsett  Pond 

1 

23 

6.9 

6 

11 

2.6 

1.0 

8.7 

0.7 

.13 

.01 

2.0 

7 

15 

.00 

0.0 

.03 

73 

3 

293-02S 

Rider's  Pond 

0 

10 

6.4 

4 

11 

2.6 

1.0 

8.3 

0.7 

.07 

.01 

0.8 

7 

14 

.01 

0.0 

.06 

75 

3 

29V01D 

Tap  in  City  Hall 

0 

5 

5-2 

2 

10 

2.5 

1 .0 

9.6 

0.6 

.22 

.02 

l.l 

7 

17 

.00 

0.0 

.25 

78 

3 

Taunton  Dever  School 

295A01G 

G.P.  Well  H\ 

0 

2 

6.4 

13 

19 

5.5 

1.3 

5.5 

0.4 

.01 

.00 

9.8 

12 

7.0 

.00 

0.5 

.08 

79 

2 

293A02G 

G.P.  Well  //2 

2 

3 

6.4 

17 

49 

13 

3.9 

6.8 

4.0 

.20 

.08 

12 

26 

14 

.'•3 

6.0 

.03 

168 

2 

293A03G 

G.P.  Well  #3 

2 

13 

6.2 

21 

36 

11 

1.7 

14 

2.9 

.68 

.08 

13 

24 

15 

.07 

0.7 

.08 

153 

2 

293A01D 

Tap  in  Adm*  Dldg. 

0 

3 

6.3 

15 

35 

9.7 

2.5 

8.7 

?.5 

.05 

.04 

14 

20 

12 

.00 

3.5 

.08 

136 

2 

Milli  in\mr 

per 

I.itei 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

D. 

Alkalinity 

Hardr.es  s 

Calcium 

1 

•H 
1/1 

6 

§ 

•H 

^ 

•H 
in 
in 

y 
O 
n. 

Iron 

4) 
(A 
0) 

£ 

fc( 
c 

1 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

« 

itrate  t! 

& 

Q 

O 

0 

•O  in 
r.  0 

0  0 

0  s. 

to  ^ 

,  ?,'o.  of  Samri.es 

Taunton  -  Taunton  Supply 

85 

293W1D 

Tap  in  Hoopital 

1 

16 

6.0 

k 

12 

3.1 

1.0 

8.8 

0.7 

.57 

.07 

1.1 

7 

20 

.00 

0.0 

1.5 

3 

Tesipleton 

0.8 

.68 

?9»1-010 

G.P.  Well  Otter  Rtv.  Rd. 

0 

2 

6.6 

12 

?3 

7.1 

1.1 

11 

0? 

.01 

\  3 

7 

21 

.00 

109 

2 

?9i)-0'i0 

CP.  Well  Trout  Brk.  S.  of 
Otter  Rlv. 

0 

0 

6.5 

16 

22 

7.1 

1.0 

9.8 

1.* 

.Oil 

.02 

16 

7 

18 

.00 

0.8 

".7 

103 

2 

?q'i-oiD 

Tap  in  Town  Hall 

1 

0 

6.5 

l'l 

18 

5.9 

0.7 

10 

1.3 

.09 

.01 

10 

5 

15 

.00 

1.0 

•  ^3 

91 

2 

29'l-0?D 

Tap  in  El  em.  School 

1 

0 

6.6 

1*» 

26 

8.7 

1.0 

11 

1.3 

.09 

.03 

10 

D 

O 

.00 

O.  7 

.37 

109 

2 

Tewksbury 

0.8 

29^-010 

G.P.  Well  ill 

2 

37 

6.2 

13 

31 

9.0 

2.0 

20 

1.9 

0.9 

.21 

11 

13 

37 

.07 

.11 

172 

295-020 

O.P.  Well  #?  Eaoement  Rd. 

k 

88 

6.2 

20 

52 

15 

3.3 

20 

2.7 

3.5 

.18 

Ik 

21 

1)2 

.1)6 

0.5 

.01 

198 

2 

295-033 

G.P.  Well  Hji  Chandler  Rd. 

2 

30 

6.0 

10 

H7 

Ik 

2.6 

29 

2.8 

0.9 

.10 

12 

17 

59 

.08 

2.1 

.0') 

238 

2 

20S-0'tG 

G.P.  Well  //')  Chandler  Rd. 

6 

1)6 

6.2 

16 

39 

9.0 

1.8 

17 

2.0 

l.l 

.J* 

11 

13 

29 

.09 

O.'l 

.00 

150 

1) 

295-050 

G.P.  Well  #5  Chandler  Hd. 

0 

1 

6.2 

11 

5* 

10 

2.0 

18 

1.3 

.02 

,<A 

11 

11 

33 

.00 

1.1 

.03 

162 

3 

295-060 

G.P.  Well  //6  Tap  in  p.°>. 
Court  St. 

0 

28 

6.1 

16 

"5 

13 

2.9 

27 

l.o 

.08 

l.'t 

9.3 

15 

53 

.01) 

o.fl 

.O'l 

2?') 

2 

295-070 

G.P.  Well  U'l  Court  St. 

1 

63 

6.5 

66 

79 

23 

5.1 

13 

l.fc 

.65 

1.5 

Ik 

13 

28 

.l'l 

0.1 

•  Oil 

2  V) 

2 

29S-080 

O.P.  Well  //fi  Tap  in  P.S. 
Poplar  Rd. 

0 

9 

6.2 

l»i 

*9 

l'l 

3.3 

26 

2.0 

.00 

.on 

11 

22 

'IS 

.00 

l,k 

.08 

230 

»l 

295-0<X5 

G.P.  Well  1)0,  Poplar  Rd. 

0 

16 

6.1 

1? 

'•7 

13 

3.3 

22 

2. It 

.00 

.10 

13 

28 

37 

.00 

l  .9 

.06 

222 

3 

295-10G 

G.P.  Well  <VlO  Poplar  Rd. 

20 

35 

5«9 

8 

207 

1)8 

17 

18 

6.0 

7.5 

2.5 

36 

133 

30 

.06 

0.2 

.06 

5^0 

2 

205- 11G 

G.P.  Well  #11  Poplar  Hd. 

0 

1 

6.<i 

32 

97 

26 

7.6 

15 

2.2 

.01 

.30 

12 

65 

26 

.00 

L'l 

.00 

288 

'I 

295-120 

G.P.  Well  //12  South  St. 

7 

16 

6.1 

27 

85 

26 

5.8 

15 

2.5 

.58 

.20 

18 

'♦5 

33 

.00 

0.7 

.02 

265 

2 

City  or  Town 

1 

Source 

Turbidity 

Color 

ac 
p. 

Milliprams  per  Liter 

g 
■O  in 

c§  i 

8 

,  No.  of 'Samples 

Hardness 

Calcium 

•H 
1/1 
4) 

6 
I 

Sodium 

Potassium 

Iron 

in 
g 

i 

silica 

Sulfate 

Chloride 

I 

'litrate  N 

Copper 

Tewksbury 

295-130 

0.  P.  Well  #13 

0 

7 

6.1) 

39 

36 

12 

2.2 

20 

4.1 

.05 

.25 

12 

16 

36 

.05 

1.6 

.03 

197 

4 

one    /"\  i  r\ 

295-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

Ik 

0.3 

17 

46 

14 

2.6 

20 

1.9 

.11 

.04 

13 

18 

34 

.00 

1.4 

.04 

19'* 

4 

Well  #1*1,  Easement  Road 

0 

2 

6.5 

20 

W 

ih 

2.3 

14 

1.5 

,00 

•  07 

12 

11 

28 

.01 

1.5 

0.6 

163 

4 

Tewksbury  State 

Hospital 

295A01G 

Old  Tub.  Well  Field,  East 

0 

3 

6.  4 

10 

40 

11 

2.7 

16 

2.9 

.09 

.08 

11 

8 

32 

.00 

1.9 

.06 

170 

3 

one  n  n  in 

<».  V.  Well,  Maple  4  Ea9t  St 

,0 

1 

0.2 

18 

85 

25 

5.7 

27 

5.5 

.03 

.07 

11 

27 

65 

.00 

6.6 

.13 

347 

3 

295A01D 

Tap  in  Admin*  Bldg. 

2 

2 

6.2 

21 

57 

16 

3.8 

22 

3.9 

.04 

.06 

11 

20 

44 

.00 

2.9 

2.8 

2S2 

3 

Tisbury  <• 

296-01G 

0.  P.  Well  #1,  Edgartown  Rd 

0 

2 

6.6 

a 
0 

6 

1.3 

u.o 

8.3 

0.5 

.00 

10 

3 

11 

.uu 

0.0 

.01 

61 

2 

296-020 

G.  P.  Well  p.,  W.  Spring  St 

,0 

3 

6.5 

7 

7 

1.5 

0.7 

8.5 

0.7 

.15 

.03 

12 

2 

11 

.00 

0.1 

.00 

60 

1 

Tashmoo  Spring 

0 

2 

6.3 

8 

9 

2.0 

0.9 

9.7 

0.6 

.00 

.00 

10 

4 

16 

.00 

0.1 

.00 

7. 

2 

296-01 D 

Tap  in  Town 

1 

0 

6.4 

7 

8 

1.8 

0.8 

9.3 

0.6 

.03 

.00 

11 

2 

8.7 

.01 

0.0 

.15 

•V7 

J  f 

2 

Topsf ield 

298-010 

Tub.  Wells,  Pump  House  Iji. 

0 

0 

6.5 

39 

62 

17 

4.9 

12 

1.0 

.00 

.00 

12 

17 

22 

.00 

3.3 

.03 

192 

3 

29B-020 

Tub.  Wells,  Perkin3  Row 

0 

0 

7.0 

68 

87 

?5 

6.1 

12 

1.0 

.02 

.00 

11 

16 

26 

.00 

1.3 

.00 

225 

2 

298-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

2 

6.9 

49 

73 

21 

5.1 

12 

1.2 

.00 

.00 

12 

13 

20 

.00 

2.4 

.01 

208 

3 

Topsficld.Wylde  Wood  W.W. 

298A01G 

Grav.  Dev.  '.-.'ell 

0 

0 

7.3 

10m 

96 

28 

0.7 

13 

1.2 

.00 

.  00 

11 

20 

22 

.00 

1.6 

.02 

Pop 

2 

298A01D 

Tap  on  System 

0 

0 

7  't 

85 

100 

29 

6.9 

14 

1.2 

.00 

.00 

11 

19 

21 

.00 

1.6 

.01 

268 

2 

Townoend 

2ng-_010 

Tub.  Wells,  Willard  Brook 

at  Route  119 

0 

0 

6.1 

7 

10 

3.0 

0.6 

6.0 

0.8 

.00 

.00 

9.0 

3 

12 

.01 

0.5 

.05 

57 

2 

City  or  Town 

Source 

•H 

c . 

I 

Color 

0, 

Mil  1  ifrvw 

per 

later 

6 

•O  in 

A 

Z  1: 

,  No.  of  Sarmles 

if 

■ri 

in 
W 
01 

i 

•H 
O 

3 

•ri 
W 
0) 

£ 

i 

g 

•H 
1/1 
1/1 
10 
♦J 

c 
| 

QJ 

in 

0) 

fa 

u 
c 

2 

nj 
O 
•H 
r\ 
•A 
*f\ 

Sulfate 

Chloride 

m 

•H 

<c 

01 

nJ 
I 

•ri 

u 

I 
a 
0 

C_> 

Townnend 

299-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

0 

6.1 

11 

3.3 

0.6 

6.3 

0.8 

.08 

.01 

9.5 

10 

.00 

0.5 

.3'! 

60 

2 

Townsend  Witches  Drk. 

W.  Co. 

299A01Q 

G.P.  Well 

0 

0 

6.5 

17 

13 

6.5 

0.7 

5.3 

1.6 

.00 

.00 

13 

k 

11 

.00 

l.k 

.00 

65 

2 

21>9A01D 

Tap  on  System 

0 

'1 

6.7 

15 

18 

6.1 

".7 

5.8 

1-5 

.01 

.00 

10 

k 

l'l 

.00 

0.6 

.01 

77 

3 

Upton 

303-01 G 

Tub.  Wells,  West  R.  *  Glen 

Ave. 

0 

l 

6.2 

11 

21 

6.2 

1.3 

9.0 

1.2 

.O'l 

.01 

10 

11 

16 

.00 

0.6 

.06 

99 

3 

30>01D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.3 

1"3 

22 

6.6 

1.3 

8.1 

1.1 

.00 

.00 

12 

7 

16 

.00 

0.8 

0.5 

96 

Uxbrid^e 

30'l-01G 

G.P.  Well  ff\ 

0 

2 

6. "5 

12 

21 

6.<) 

i.i 

11 

1.7 

.06 

o.s 

7.9 

0 

19 

.02 

0.1) 

.06 

1 01 

3 

G.P.  Well  f/2 

0 

2 

6.1 

\h 

53 

9.9 

2.0 

13 

2.1 

.08 

.20 

9.5 

5 

22 

.00 

1.1 

.06 

157 

3 

G.P.  Well 

0 

2 

6.1) 

12 

?4 

6.7 

1.* 

1* 

1.6 

.10 

.08 

8.7 

5 

?k 

.00 

1.1 

.08 

121 

3 

30'l-01D 

Tap  on  System 

0 

2 

6.? 

15 

26 

7.7 

1.6 

12 

2.0 

.05 

.13 

8.6 

3 

22 

.00 

0.9 

.27 

1*6 

3 

Wakefield 

305-01 s 

Crystal  lake,  Haw 

1 

11 

7.0 

2k 

51 

15 

3.5 

32 

2.0 

.06 

.02 

0.7 

19 

'•8 

.00 

0.2 

.00 

233 

3 

"Wl-OlP 

Crystal  Lake,  finished 

15 

3 

6.6 

20 

51 

15 

3.6 

31 

2.0 

.05 

.05 

0.7 

16 

.O'l 

0.2 

.03 

?55 

2 

3os-o?g 

Dug  Wells  Day  State  IM. 

0 

5 

6.7 

69 

123 

33 

10 

25 

3.5 

.02 

.02 

12 

?3 

1*5 

.00 

3.5 

.08 

350 

1 

305-olD 

Tap  in  Pub.  Wks.  Dldg. 

0 

7 

6.0 

12 

21 

6.3 

1.3 

11 

1.0 

.22 

.02 

1.6 

9 

21 

.03 

0.1 

.10 

111 

3 

Uil pole 

507 -01 G 

Tub.  Wells  Washington  St. 

5 

25 

6.3 

25 

50 

13 

'i.l 

18 

0.8 

.75 

.25 

l'l 

11 

36. 

.00 

1.9 

2.5 

195 

1 

1 

City  or  Town 

\ 

\ 

N 

Source 

Turbidity 

Color 

3G 
O. 

Milliprams  per  Liter 

St>ec.  Cond. 
(Micromhos/cm. ) 

,  No.  of  Samnles 

Alkalinity 

V) 
0> 

i 

a 

Calcium 

•H 
Ul 
01 

£ 

Sodium 

| 

V) 

U) 
1i 

p 

0 

c 

8 

Manpanese 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

m 

•H 

Copper 

LJa  1  riril  a 

no  1  |  *VJ  1  C 

307-050 

G.P.  Well          School  Mead- 

ow Br*ooK 

6 

30 

"•J 

19 

37 

10 

3.0 

14 

0.7 

."5 

.42 

13 

8 

28 

.02 

0.7 

.34 

155 

1 

307 -06G 

G.P.  Well  //2,  School  Mead- 

ow Brook 

0 

10 

6.4 

25 

12 

3-5 

80 

0.8 

•05 

.03 

15. 

11 

23 

.00 

0.6 

.80 

240 

1 

307-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

5 

7.1 

72 

D5 

11 

4.0 

35 

0.8 

•05 

•  03 

15 

11 

23 

.00 

0.6 

.80 

240 

1 

307-07G 

Willis  W.T.P.  Raw 

2 

10 

6.5 

32 

15 

10 

4.0 

10 

0.5 

•25 

.32 

16 

8 

20 

.00 

0.7 

.10 

150 

1 

307 -01P 

Willis  W.T.P.  Finished 

2 

5 

7.7 

79 

38 

9.0 

3-7 

"»5 

0.8 

•13 

.03 

14 

10 

22 

.00 

0.8 

.60 

P20 

1 

Wall  ham 

308-01D 

Tap  in  '"ity  Hall 

0 

7 
1 

6.7 

c 

J 

12 

0.7 

5.3 

0.6 

.04 

O  ft 

7 

9.3 

.14 

0.2 

•  1) 

ol 

3 

Ware 

309-01G 

LSk  i¥QII     "T  HO     III    •      1  JU»  JvJjr      I  »I  n  ■ 

0 

3 

6,1) 

20 

36 

11 

2.3 

7.3 

1.7 

.00 

.03 

11 

13 

12 

.00 

.03 

112 

3 

G.P.W.  Tap  in  Snow's  Pond 

Pump  Sta. 

0 

1 

6.4 

20 

36 

11 

2.3 

7.3 

1.9 

.00 

.03 

11 

13 

13 

.00 

1.5 

.02 

113 

3 

309-01D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

3 

6.8 

36 

34 

10 

2.2 

16 

2.0 

.03 

.02 

5.9 

14 

13 

.00 

0.7 

.03 

137 

2 

V/arehani  Fire  Dlst. 

110-01G 

G.P.W.  #1  at  Maple  Springs 

Ta p  in  P • S • 

0 

2 

6.0 

7 

O 

1.2 

n  P. 
O.o 

5.5 

0.5 

A). 

•  01 

.00 

5.0 

4 

10 

,00 

0.0 

.00 

45 

2 

310-020 

G.P.W.  1)2  at  Maple  Springs 

Tap  in  P.S. 

0 

0 

6.0 

4 

6 

1.1 

0.8 

6 

0.5 

.05 

.00 

4.6 

4 

10 

.00 

0.1 

.01 

45 

2 

310-030 

G.P.W.  #3  Maple  Springs 

0 

0 

5.9 

6 

6.0 

1.1 

0.8 

5.0 

0.5 

.00 

.00 

6.5 

4 

9.0 

s  .00 

0.0 

.03 

42 

2 

310-04G 

O.P.W.  tfh  Maple  Springs 

0 

2 

5.9 

5 

7 

1.1 

0.9 

4.8 

0.5 

.00 

.01 

6.1 

4 

8.5 

.00 

0.0 

.00 

42 

2 

310-01D 

Tap  in  District  Office 

0 

0 

6.0 

8 

8 

1.7 

0.9 

5.0 

0.5 

.02 

.02 

6.1 

4 

8.0 

.00 

0.0 

1.8 

48 

2 

Wareham  Onset  P.  Dist. 

73 


Mill  iptv^inf 

.  per 

Litei 

Source 

6 

M 
II 

rH 

City  or  Town 

Turbidity 

u 

0 

cS 

I 
1 

3 

10 
1/1 

0) 

1 

% 

•H 
O 

3 

•H 
in 
4) 

& 

Ok- 

1 

•H 

§ 

•A 
in 
in 
ID 

0° 

c 
p 

(1 

f-1 

<u 

VI 

u 

i 

tl- 

1 

n) 
u 

•H 

•71 

HI 
4' 
tO 

^ 
1/) 

Cnloride 

ID 
•H 

'litrate  t! 

8. 

cS 

c  8 

fi 

to  ^ 

.  No.  of  Sainr 

W.irrhnm  Onset  K. 

Dint. 

i  1  A»  Al  Q 

7  1  1  'Al/lo 

Jonathan  r  oncl  lap  in  r.5. 

0 

1. 
M 

0.7 

2 

7 

1.0 

0.9 

0.5 

.02 

.00 

5.1 

5 

11 

.00 

1.8 

.01 

51 

2 

O.r.W.  //5  Red  Drook  Rd. 

0 

3 

7.0 

"9 

l'l 

2.0 

I5 

1  .0 

.00 

.02 

2.0 

5 

12. 

.00 

0.1 

.00 

l'l? 

1 

nOAfl]  D 

Tap  In  District  Office 

0 

13 

6.7 

5 

7.0 

1.1 

0.9 

7.1 

0.6 

0.7 

.01 

10 

1 

12 

.00 

0.2 

1.1 

51 

2 

Warren 

Jll-OID 

Tap  on  S  .vstem 

1 

3 

6.6 

12 

l'l 

3.1 

1.3 

3.9 

l.l 

.10 

.01 

10 

U 

6.3 

.00 

O.'l 

.11 

51 

3 

Wirren  W.  warren 

7l  )  AOIG 

Dug  well  il l  UrJmiield  Hd. 

0 

? 

0.1 

21 

0.0 

5.9 

.00 

L.B 

0.9 

15 

16 

>l 

.01 

If,  c 

.07 

ri00 

et 

311A020 

Dug  Well  //2  Primfir-ld  Hd. 

1 

18 

7.6 

90 

O 

0. 1 

no 

0.2 

.°3 

.00 

ll) 

171 

0] 

0  0 

.  IS 

6H0 

O 

11 1 A01 D 

Tip  in  Village 

0 

1 

6.1 

11 

79 

18 

8.3 

57 

2.8 

. 12 

.18 

l'l 

1 

117 
111 

.00 

1  c\ 
1  •  u 

.12 

105 

O 

Via  t"ri own 

Ml-OID 

Tap  in  i'own  Hall 

0 

10 

6.8 

7 

1? 

0.7 

6.0 

U.  f 

•  12 

.01 

3.6 

7 

10 

.07 

0.2 

.08 

62 

2 

Way land 

315-010 

0.  I'.  Wells  1  &  2,  Baldwin 
Pond 

0 

0 

0.0 

Jit 
17 

90 

27 

5.3 

ll 

0  n 

.  uo 

.21 

12 

31 

22 

.00 

2.6 

.06 

2lS 

2 

u.  r.  well   w .    DBJuWjIi  1  ono 

0 

D.7 

29 

UP 

1X3 

Q  Q 

n.tj 

1  A 

J  »o 

.  00 

.  01 

1? 

21 

19 

.00 

1.1 

.01 

238 

2 

-xi  r, 

0.  r.  well  //l  Cnri  ,e  1 1  Itoan 

0 

0 

0.0 

31 

Of. 

20 

4.0 

7.5 

2.2 

.00 

.10 

9.0 

3'' 

16 

.01 

0.7 

.00 

195 

1 

.51  Yj 

r*      d     1ir.11    *7i      it  in 

'i.   r.  V.'c  1  1  ,71,  Happ1/  Hollow 

0 

0 

6.5 

33 

69 

21 

1.3 

16 

1.9 

.00 

.00 

10 

19 

38 

.00 

3." 

.00 

?35 

315-O'tG 

G.  P.  Well  //?,  Happy  Hollow 

0 

0 

6.6 

'1? 

89 

26 

5.7 

20 

1.5 

.00 

.00 

12 

21 

11 

.00 

3.8 

.00 

?C-5 

2 

115-050 

G.  P.  '.Veil  ,^1 1  Meadow!  ew 
Hoati 

0 

0 

6.8 

'i? 

66 

20 

1  9 

12 

2.1 

.00 

.03 

1 

-i 

25 

.00 

1.1 

00 

21  S 

^■1  ) 

315-oiD 

Tap  in  Town  Hall 

0 

3 

6.B 

16 

86 

26 

5.0 

10 

2.'l 

.0? 

.07 

11 

33 

21 

.00 

1.1 

.13 

220 

2 

Web"  1  or 

316-010 

0.  P.  Well ,  Webs'cr  Lake 

0 

0 

6.5 

29 

?5 

R.'i 

1 .0 

10 

1.5 

.05 

.08 

11 

3 

11 

.00 

0.2 

.03 

95 

2 

Milliprans  per  Liter 

City  or  Town 

\ 
Source 

Turbidity 

Color 

Alkalinity 

Hardness 

.  Calcium 

•H 
VI 
01 

6 
1! 

•H 

i 

Potassium 

Iron 

01 

in 

01 

5 

If 

Hi 

0 
•H 

IT. 

Sulfate 

Chloride 

■z 

«3 
-H 

Nitrate  N 

Copper 

6 

I| 

6  u 
e  x. 

m  ^ 

,  No.  of  Samoles 

Webster 

316-020: 

Tub.  Wei  la,  Tap  in  P.S. 
We  b 3  te  r  Lake 

0 

2 

6.5 

24 

28 

10. 

1.3 

10 

1.5 

.05 

.00 

9.7 

6 

Ik 

.02 

0.4 

.00 

lO'l 

2 

316-03G 

Bigelow  Rd.  Well  GP 

0 

3 

6.6 

26 

38 

1' 

1.8 

10 

1.9 

.08 

,05 

10 

11 

16 

.00 

1.2 

.04 

127 

2 

31 6-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

3 

6.5 

22 

31 

6.5 

1.5 

10 

1.8 

.02 

.07 

8.0 

9 

19 

.00 

o.4 

0.7 

116 

2 

Wellesley 
317-020 

1  11 1  u   Upl  1  q      K'pll  pql  pu  Avp 

0 

!» 

6.'i 

33 

78 

22 

6.3 

23 

1.3 

.05 

.41 

12 

2 

'15 

.00 

1.5 

.20 

280 

2 

"H7-0  ~Vj 

2  G.P.  Wellsm  Morses  Pond 

0 

5 

6.6 

1.5 

91 

26 

6.0 

43 

2.4 

.28 

.28 

11 

17 

69 

.02 

0.8 

.12 

"Vis 

2 

317-06G 

G.  P.  Hell,  T.  Couphlin 

0 

4 

6.5 

38 

73 

20 

5.8 

40 

3v7 

.08 

0.8 

12 

9 

61 

.01 

1.0 

.18 

310 

2 

317-01D 

Tap,  Public  Works  Bldg. 

0 

5 

6.5 

37 

72 

20 

5.6 

38 

1.5 

.13 

0.6 

13 

* 

'18 

.00 

1.3 

.11 

285 

2 

Up  1  1  p  n  1         r*nl  1  trt* 

«CJ  1  C  J  I_  v_-         v  'J  J  *_  f 

317A01G 

Tubular  Wells,  Direct 

0 

0 

6.3 

23 

'17 

Ik 

3.2 

25 

1.6 

.00 

.00 

11 

24 

11 

.00 

1.3 

.07 

245 

2 

317A01D 

Tap  in  Admin.  Bldg. 

0 

0 

6.4 

22 

i»7 

14 

3.1 

25 

1.6 

.00 

.00 

11 

23 

1(9 

.00 

1.3 

.18 

248 

2 

Wo  1  K'lm 

v'.lil  11^1 

320-01G 

G.  P.  Well  //l 

0 

3 

7.0 

68 

119 

35 

8.0 

111 

2.0 

.02 

.00 

10 

39 

39 

.00 

1.5 

.26 

284 

4 

320-02G 

G.  P.  Well  H2 

0 

3 

7.5 

109 

165 

i»8 

11 

.5 

3.7 

.01 

.17 

8.5 

39 

29 

.00 

1.1 

.02 

358 

3 

320-01 D 

Tap  in  Town  Ho 11 

0 

0 

7.7 

110 

1*7 

«3 

10 

.5 

3.0 

.00 

.07 

9.8 

35 

29 

.04 

1.2 

.09 

348 

3> 

1  i„nt    Rnvl  qtnn 

321 -01G 

P.S. 

Oakdale  G.P.  Well,  Tap  in 

0 

2 

6.5 

17 

27 

8.8 

1.2 

11 

1.6 

.00 

.00 

8.6 

11 

23 

.00 

0.7 

.01 

128 

2 

321-030 

0.  P.  Well  #3,  Lee  St.  & 
Maden  Brook 

0 

7 

6.2 

17 

27 

7.5 

1.9 

17. 

2.0 

.25 

.04 

10 

13 

36 

.02 

0.9 

.02 

175 

1 

321 -04G 

G.  P.  Well  ffk  Lee  St.  & 
Maiden  Brook 

0 

0 

6.'i 

20 

39 

11 

2.7 

12 

1.2 

.00 

.00 

9.8 

16 

27 

.00 

1.1 

.00 

152 

2 

321-050 

Pleasant  Valley  Well  //l 

0 

0 

6.'i 

12 

19 

6.0 

1.1 

11 

1.7 

.00 

.01 

8.i» 

10 

19 

.00 

0.6 

.01 

126 

2 

Mill irramE 

per 

Liter 

City  or  Town 

"s 

\ 

Source 

Turbidity 

1 

f— 1 

CX 

& 

l 

Hardness 

•f-i 
0 

3 

| 

•rl 
H 

a) 
I 

i 

•H 
H 

V) 
0) 
fj 

,e 

c 

0 

t; 

M 

u 

VI 

a) 

s 

1 

IT) 
O 
•H 
H 

•rl 

to 

Sulfate 

Chloride 

u 

01 

4-" 

2 
P 

■H 

(1 

& 

c 

Q 

a 

I 

"O  1/1 

c  0 

0  f, 

1  1  t: 

0  u 

85! 

to  ^ 

in 

4) 

i 

in 
0 

6 

■sr. 

West  Boylston 

x?\ -01 D 

0 

6.t 

20 

38 

H 

2.3 

i.'t 

.00 

00 

11 

It 

27 

.00 

1  0 

•  *  P 

1^0 

p> 

321-02D 

Tap  on  System,  I..  S. 

0 

0 

6.6 

16 

24 

8.0 

0.9 

11 

1.7 

.00 

.00 

8. '4 

11 

20 

.00 

0.5 

.06 

112 

2 

West  Bridpewater 

322-01 G 

Tubular  Wells,  Cyr  St. 

0 

0 

6.1 

0 

38 

10 

3.2 

20 

2.8 

.00 

.00 

11 

0 

30 

.00 

1.9 

.09 

l80 

1 

322-02^1 

G.  P.  W«ll,  Norman  Ave. 

0 

0 

6.3 

15 

'(8 

13 

3.7 

22 

1.6 

.50 

.11 

12 

1 

39 

•  O'l 

0.5 

.07 

215 

1 

0     P    Wf>11     Fit  106  A  ?U 

0 

-A 

6.3 

62 

18 

4.2 

pi 

1.5 

.02 

1  0 

15 

1 

50 

02 

0  s 

00 

pec 

Wes2?Brooltrield 

Tap  in  Town  Hall 

0 

3 

6.3 

15 

1»3 

12 

3.3 

is 

1,8 

.27 

.09 

12 

6 

31 

.00 

2.7 

.55 

203 

2 

323-02G 

G.  P.  Well  near  Wichaboag 

Pond  4  Rt  9 

lo 

27 

6. it 

12 

17 

M 

1.5 

6.3 

2.0 

1.5 

:-i5 

11 

12 

.05 

0.2 

vl3 

87 

2 

323-030 

12"  Driven  Well,  Ware  Road 

off  Old  Warren  Road 

2 

6 

6.2 

11 

31 

7.8 

2.8 

1 2 

1.3 

.39 

.26 

13 

it 

21 

.01 

1.0 

OS 

12t 

2 

323-01 n 

Tap  in  Town  Hall 

2 

'I 

6.2 

11 

32 

8.0 

2.8 

12 

l.'t 

.35 

.2t 

13 

it 

21 

.00 

1.0 

.03 

125 

2 

W*»  Q  f    NAWn  1  t*v 

'T  J  1      lltKUUI  Jf 

32*-oid 

Tap  In  Fire  Station 

3 

13 

6.7 

15 

65 

19 

k.o 

8.2 

l.'" 

.07 

.01 

11 

21 

11 

;oo 

0.4 

1.7 

165 

3 

West  Springfield 

Water 

3?5-oi s 

Boar  Hole  Rrook  Res.  Raw 

1 

10 

7.2 

*»1 

51 

it 

t.2 

8.5 

O.'l 

.07 

.03 

O.O 

10 

18 

.00 

0.0 

.03 

139 

3 

3?5-°lP 

Pear  Hole  Brook  Res. Pi nlshe 

10 

7 

7.2 

lip 

58 

16 

t.5 

10 

0.  '1 

.00 

.00 

O.O 

12 

21 

.01 

0.1 

.01 

158 

3 

325-02G 

G.  P.  Well  II?,  Southwick 

0 

5 

7.5 

'•5 

7* 

26 

2.2 

6 

0.6 

.00 

.00 

9.3 

15 

10 

.01 

'1.1 

.00 

173 

2 

325-030 

G.  P.  Well  H~5,  Southwick 

0 

7.5 

6l 

w 

30 

3.1 

6.8 

0.6 

.01 

.00 

10 

l't 

15 

.00 

t.6 

,00 

192 

3 

325-OtG 

G.  P.  Well  /!"•,  Southwick 

0 

0 

7  7 

76 

1  0 

0.8 

.00 

,00 

10 

it 

It 

.01 

2.6 

.00 

1  70 

1 

Ta p  in  Town 

1 

3 

7  S 

148 

73 

2S, 

2.6 

7  i 

0.7 

.09 

.00 

9.0 

it 

15 

.01 

2  Q 

1  c. 

•  1  J 

182 

West  Stockbridpe 

326-01 S 

E.  Mountain  Reservoir  ty1  -- 
-  Direct 

0 

20 

7.7 

2'l 

8.5 

0.8 

1.5 

1.0 

.O'l 

.00 

10 

13 

3.0 

.00 

0.0 

.00 

68 

1 

City  or  Town 

- 

X 

Source 

Turbidity 

Color 

(X 

Milligrams  per  Liter 

Spec .  Cond 
(Micromhos/cm. ) 

,  No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

Magnesium 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 
(A 
01 

c 
SJ 

tc- 

1 

Silica 

Sulfate 

.  ..  - 

Chloride 

Ammonia  tl 

Nitrate  N 

Copper 

West  Stockbridge 

326-01G 

Sartorl  Spring,  Direct 

0 

J 

7.6 

lie 

40 

L 

3  n 

n  f, 
u.  0 

AA 

*  uu 

.00 

f  1 
O.l 

10 

5.0 

.00 

0.0 

.00 

2H0 

1 

326-030 

Sartori  Quarry,  Tap  at  P.S. 

0 

15 

8.0 

16] 

174 

^5 

15 

1.0 

0.5 

•  02 

.00 

"5.8 

q 

"5  0 

.00 

0.0 

00 

300 

326-01)0 

New  Spring,  Direct 

0 

10 

7.1 

10 

12 

~*  <n 
J>»  -> 

n  f, 

l  n 

"..5 

.00 

h  ft 

a 
0 

c.O 

.00 

0.0 

.00 

31 

1 

Weatbo rough 

328— 01 S 

Sandra  Pond,  Tap 

1 

25 

f  -x 

0.3 

7 

28 

7.8 

2.0 

50 

1.4 

.25 

.02 

1.1 

8 

77 

.02 

0.1 

.01 

295 

1 

328-01 G 

G.P.  Well,  Tap  in  P.  S. 

Hopkinton  Road 

0 

0 

6.8 

5k 

32 

9.0 

2.2 

45 

1.8 

.00 

.00 

10 

5 

30 

.00 

1.2 

.01 

230 

1 

328-OltO 

Andrews  Well  #2,  Nourse  St. 

0 

0 

S.k 

"5 

i»7 

13 

3.5 

35 

2.3 

.00 

.00 

9.3 

17 

33 

.00 

2.'t 

.01 

250 

1 

328-01 D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

0 

6.8 

57 

15 

13 

3.0 

t5 

2.5 

.02 

.01 

8.7 

11 

31 

.00 

1.8 

.03 

250 

1 

If  Go  wi  ItiJlJ 

329-02S 

Granville  Rea. ,  Surface 

at  Dam  ' 

1 

13 

7.2 

8 

9 

2.0 

0.8 

2.7 

0.5 

.2^5 

.06 

5.5 

11 

5.0 

.00 

0.0 

.01 

37 

2 

329- Oh S 

Sackett  Rea,  nr.  Gatehouse 

1 

0 
0 

7.1 

9 

12 

3-1 

0.7 

3.1 

0.5 

•19 

.Oil 

6.1 

14 

5.5 

.00 

0.0 

.02 

52 

2 

329-n10 

G.P.  Well  #1  off  South 

Holyoke  Road 

0 

2 

6.8 

35 

61 

18 

3.6 

1? 

0.7 

.00 

.00 

11 

13 

25 

.00 

1.7 

.00 

175 

3 

329-02G 

G.P.  Well  §2  off  Union  St. 

0 

5 

7.0 

k2 

'•5 

lk 

?.5 

5.0 

0.5 

.00 

.00 

9.3 

]1 

10 

.00 

0.7 

.00 

116 

1 

329-030 

G.P.  Well  j^3,  Chfiker  Hd. 

3 

6 

7.0 

Uk 

92 

33 

2.3 

7.8 

0.6 

.25 

.01 

11 

18 

16 

.00 

2.5 

.01 

198 

3 

3?9-0'iG 

G.P.  Well  §k.  Shaker  Rd. 

1 

3 

7.5 

60 

83 

30 

2.0 

5.8 

0.6 

.05 

.01 

8.7 

12 

15 

.00 

1.5 

.00 

126 

2 

329-050 

U.P.  Well  //5,  No.  West  Rd. 

0 

0 

6.8 

13 

18 

1.7 

1.5 

3.7 

0.9 

.00 

.00 

9.1 

6 

7.0 

.00 

0.2 

.1i 

66 

2 

329-06G 

G.P.  Well  1*6,  No.Weat  Rd. 

0 

0 

7.1 

12 

3fi 

1.5 

1.5 

3.9 

1.0 

.03 

.00 

9.3 

10 

10 

.00 

0.2 

.01 

71 

2 

329A01G 

Tubular  Well3,  Tap  in  P.S. 

before  Treatment 

0 

2 

6.7 

'18 

82 

23 

5-9 

12 

0.8 

.05 

.00 

12 

2k 

22 

.00 

2.5 

.ok 

213 

3 

City  or  Town 

Source 

•H 

o 

u 

o 

rH 

s 

«. 

Mil  1  irT'WE 

per 

Liter 

| 

X)  </> 

c  0 

1 

0  u 

to 

in 

0) 

t-t 

0 
0 

•H 

10 
V) 
01 

1 

■r< 

U 

3 

•H 
10 
0) 

c 
E 

i 

B 

•H 

in 
in 
nl 
t-> 

o 
n. 

c 

E 

M 

01 
in 
01 

g 
1 

>o 

0 

■H 

a 

II 

4-" 
Hj 
lM 

•3 

Chloride 

nJ 
•H 

■« 

0) 

i 

s, 

0 

CJ 

II  _  .  f~  *   1  .4     r,  ,{1,1 

WraTll'Mrl  .'C.fllAl 

^?9A01D 

Tap  in  A;lm.  lildp. 

0 

2 

6.8 

56 

91 

25 

7.2 

13 

0.  H 

.02 

.00 

12 

20 

22 

.00 

3.1 

.03 

2't  7 

3 

Weatford 

330-oiG 

Tub.  Wells  Tapin  Westford 

P.S 

l 

3 

6.') 

19 

ill 

l'l 

2.0 

16 

1.3 

.on 

.02 

8.5 

6 

39 

.00 

0.9 

.10 

175 

2 

330-020 

<i.P.  Well  at  Brookside  P.S 

p,  Nutting  Rd. 

0 

18 

6.2 

19 

51 

16 

2.6 

15 

1 .9 

.09 

.50 

5 

\\ 

.02 

1.3 

.0? 

180 

2 

"MO-010 

Depot  Rd.  Well,  G.P.  Well 

0 

2 

6.3 

22 

38 

12 

1.8 

18 

1  .°< 

.01 

•  05 

7 

1 

.00 

1  .'1 

.00 

165 

2 

350_o'io 

O.P.  Well,  Cemetery  ltd. 

2 

5 

6.2 

16 

21 

13 

2.2 

13 

1.5 

.35 

•  3? 

8.'i 

7 

y* 

.00 

1.3 

.02 

162 

2 

330-0 5G 

■  .  1  .  w.           rOT^e   V1J  llu* 

1 

u 

"•3 

c  1 

to 

t«5 

14 

2.0 

.50 

9.9 

i» 

36 

nil 

1 .  1 

1  (U 

O 

3*0-01  D 

Tap  in  'town  Hal  1 

] 

0 

6.h 

21 

148 

15 

2.5 

l'l 

1.9 

.13 

.31 

9.9 

5 

36 

.03 

0.2 

•  01 

165 

2 

Uesthimpl on 

7^1 -Ulo 

Mounto 1 n  Rrook  Hf*  3  * 

c: 

j 

1  ■* 
I- J 

l6 

ll  7 

n  q 

1  Q 
1.7 

0.1) 

•  0m 

00 

8  S 

e. 

j 

3.7 

00 

0  0 

■« 

j 

551  -oiD 

Tip  on  Sy8  t.em 

0 

q 

7.0 

11 

14 

M.'l 

n.8 

1 .9 

0.5 

.06 

.00 

8.5 

6 

3.3 

.00 

0.0 

.06 

'•7 

3 

Westminster 

132-01 s 

Meetinphouae  Pond  Tap  in 

Town 

0 

6.8 

1) 

11 

3.0 

0.6 

8.5 

1.0 

.05 

.02 

0.6 

1 

15 

.00 

0.1 

.0] 

76 

2 

332-01D 

Tap  in  Town  Hall 

1 

5 

6.6 

'1 

n 

1.3 

0.6 

8 

0.9 

.O'l 

.02 

0.9 

7 

13 

.00 

0.1 

.2't 

75 

2 

Weston 

3  53-01  P 

[•U-^- wei i es ley  or,,  r,o. 

1 

V.  1 

3 

J  c 

i 

0.7 

.0q 

«  IX ' 

2.9 

8 

11 

r 

c 

Tap  in  Town  Hall 

1 

13 

6.1 

6 

11 

3.'' 

0.6 

6.2 

0.8 

.38 

.02 

?  7 

6 

11 

.01 

0.1 

1.* 

67 

p 

Weston  Cnllepe 

333B01G 

Deep  Tubular  Well 

0 

0 

7.0 

5h 

78 

2'» 

't.6 

7.2 

l.i 

.00 

.00 

11 

18 

15 

.00 

0.5 

.05 

178 

? 

« 


1 

City  or  Town 

\ 

s 

Source 

Turbidity 

Color 

(X 

Milligrams  per  Liter 

6 
c  8 

si 
0  0 

J!  d 

to  ^ 

,  No.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

•H 

n 

0) 

& 

Sodium 

Potassium 

Iron 

u 

V) 

II 

3 

rH 

to 

Sulfate 

Chloride 

1 

<u 

•H 

Copper 

Weston  College 

333B01D 

Tap  In  Adni.,  Bldg.  1 

1 

J 

7.0 

oh 

1.5 

7 

1.1 

.00 

11 

15 

.01 

0.1 

•  oy 

198 

2 

Westport,  Acoaxet 

53I010 

Dug  Wells,  Direct 

0 

1 

6.2 

17 

39 

9.8 

3.5 

13 

3.0 

.02 

.01 

7.2 

13 

22 

.00 

56 

0.7 

150 

2 

331A01D 

Tap  on  System 

1 

0 

6.2 

18 

39 

10 

3.5 

12 

2.9 

.01 

.01 

7.2 

12 

21 

.03 

5.6 

.28 

160 

2 

331B02G 

Loir  Well,  Tap  on  System 

0 

0 

6.1 

18 

81 

ll 

12 

108 

5.0 

.03 

.05 

6.1 

22 

230 

.00 

1.5 

.30 

700 

1 

We3tport,  Westport  Harbor 

331B01D 

Tap  on  System 

n 
u 

\J 

6.3 

01 

l  l 
X I 

5.5 

3.n 

.10 

5.0 

77 
1  f 

.01 

1.6 

•  35 

120 

1 

Weymouth 

336-01S 

Great  Pond,  Raw 

2 

98 

0.3 

6 

15 

1.1 

1.1 

10 

1.3 

.70 

.11 

2.7 

12 

16 

.01 

0.1 

.02 

of- 

3 

336-0] P 

Great  Pond  Treatment  Plant 

Finished 

0 

1 

6.6 

6 

37 

13 

1.2 

10 

1.5 

.01 

.13 

3.2 

21 

16 

.00 

0.1 

.01 

3 

336-02S 

Swamp  River  Diversion  to 

Great  Pond 

2 

75 

6.5 

9 

31 

8.7 

2.2 

22 

1.8 

.18 

.12 

7.7 

17 

38 

.02 

0.6 

,05 

177 

3 

336-010 

G. P. Well  Circuit  Ave. 

0 

10 

6.2 

28 

55 

15 

1.5 

13 

3.0 

.10 

2.2 

9.7 

23 

101 

.00 

l.l 

.09 

350 

2 

316-02G 

G.P.  Well,  Main  St.. 

0 

0 

5.9 

17 

69 

19 

5.0 

125 

1-5 

.05 

1.3 

11 

21 

202 

.00 

1.0 

« On 

625 

2 

336-030 

G.P.  Well,  Whitman's  Pond 

0 

2 

6.8 

65 

16 

13 

1.0 

37 

0.9 

.01 

.55 

11 

17 

12 

.12 

0.1 

.11 

300 

3 

336-OlG 

G.P.  Well,  Winter  Street 

2 

82 

6.7 

12 

18 

13 

3.1 

29 

2.2 

3.3 

0.9 

7.9 

21 

51 

.12 

0.3 

.05 

297 

336-01 D 

Tap  on  System 

0 

2 

7.3 

X3 

37 

12 

1.1 

11 

1.7 

.02 

.09 

3.0 

27 

22 

.02 

0.2 

.03 

165 

3 

Whately 

337-010 

Drilled  Well  j}l  off 

Haylenville  Road 

0 

0 

6.5 

30 

31 

11 

1.1 

2.5 

0.5 

.03 

.38 

9.2 

16 

1.0 

.00 

0.0 

.02 

98 

2 

337-02G 

Drilled  Well  #2  off 

Haydenville  Road 

0 

3 

7.1 

79 

69 

?3 

2.8 

5.5 

0.6 

.02 

.11 

13 

16 

2.5 

.00 

0.0 

.no 

178 

2 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

Color 

X 

D. 

Mill  ifrftinr 

per 

Liter 

6 

■a  in 
C  O 

'It 

22 
in  ^ 

in 

0) 

Ji 

0 
.0 

| 

Hardness 

Calcium 

i 

•H 
10 
01 

& 

Sodium 

Potassium 

Iron 

I) 
in 

g 
1 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

•H 
C 

Nitrate  N 

h 

p. 
c 
o 
u 

Whitely 

)  37-01 D 

Tap  on  System 

] 

o 

yj 

i  r 

*  j 

1  R 

0.6 

.ol 

,2b 

1  c 

Lj 

< .  5 

.  00 

0  0 

.00 

1  JM 

2 

Whi  bl  m 

^39-01D 

Brockton  Supply  Tip  on 

System 

0 

o 

9-3 

12 

19 

6.0 

1  .0 

19 

1.2 

.O'l 

.00 

27 

\k 

26 

.OP 

0.] 

.01 

138 

2 

Wi  lbmhrm 

339-01D 

Top  in  Shop 

0 

5 

£  Q 
O.O 

Q 
O 

10 

3.2 

3.3 

0.5 

.00 

.00 

1.7 

6 

1.7 

.00 

0.0 

.1" 

5'i 

3 

.1 1 1  i  ->m.nburg 

3lo-ois 

Unguemonk  Brook  Hes  L'iroct 

1 

11 

7.1 

17 

16 

6.2 

1.0 

1.8 

0.5 

.07 

.01 

7.7 

7 

3.0 

.00 

0.0 

.01 

5" 

3 

3I0-010 

n.P.  W»ll  off  South  St. 

] 

0 

6.R 

28 

36 

11 

1.8 

3.3 

o.9 

.O'l 

.00 

11 

10 

1.0 

.00 

o.R 

.01 

3 

3'io-oid 

Tnp  In  "rown  Hall 

1 

13 

7.1 

18 

21 

6.3 

1.2 

2.5 

0.6 

•  l'l 

.01 

7.6 

6 

3.3 

.00 

0.0 

.15 

66 

3 

Wt  1 1  iainstovn 

Rattlesnake  Brook  R«rervpir 

0 

1 

7.8 

77 

75 

19 

7.0 

o.9 

0.6 

.00 

.00 

1.1 

6 

2.5 

.AO 

0.1 

.00 

15-1 

2 

Vil_fi?S 

Tsui  Brook 

1 

3 

7.7 

29 

^3 

11 

1.6 

0.5 

o.l 

.00 

.00 

1.9 

7 

2.0 

.OP 

o.5 

.00 

76 

2 

^  l  -oio 

O.P.  Well        Tip  In  P. 3. 

off  Cole  R<i. 

1 

it 

8.1 

IK 

120 

23 

15 

1.6 

0.8 

.11 

.01 

3.7 

8 

1.0 

.01 

0.0 

.00 

218 

2 

Vt\-0?G 

O.P.  Well  ,^2  off  Cole  Rrl. 

3 

13 

7.9 

127 

l?*5 

29 

15' 

1.6 

o.R 

.17 

.10 

'••9 

12 

2.5 

.02 

0.0 

.00 

25R 

2 

3ll-0'iO 

Sh«rrr.m  Spring  direct 

0 

3 

7.9 

72 

Bo 

25 

M 

0.7 

0.2 

.02 

.01 

2.6 

8 

2.0 

.0] 

0.5 

.03 

115 

2 

}'tl-01D 

Tap  in  Town  High  Sorv. 

l 

5 

H.l 

H? 

'19 

15 

2.6 

0.9 

0.2 

.O'l 

.01 

1.9 

R 

3-5 

.01 

O.'l 

.02 

115 

2 

W lmin/»ton 

3I2-010 

Tub.  '.Vol Is  Tnp  in  P.S. 

Brown's  Cpons)n<; 

0 

g 

6.2 

25 

67 

20 

M 

39 

2.6 

.07 

.16 

8.7 

17 

8? 

.01 

1.3 

.03 

350 

'1 

City  or  Town 

1 

Source 

Turbidity 

Color 

(X 

Millifrramf 

per 

Liter 

Spec .  Cond 
(Micromhos/cm. ) 

.  Mo.  of  Samples 

Alkalinity 

Hardness 

Calcium 

•rH 

B) 

Sodium 

Potassium 

Iron 

01 

CO 
01 

i 

i 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Nitrate  N 

Copper 

Wi  linington 

3'l2-0?G 

Tubular  Wells  Tap  In  P.S. 

Barrow 1  s 

1 

19 

0.3 

28 

76 

24 

h  r\ 

"  .0 

43 

2.1 

.06 

.19 

8.7 

21 

60 

.01 

3.8 

.08 

301 

4 

G.P.  Well  Tap  at  Chestnut 

St.  P.S. 

2 

29 

6.2 

25 

69 

20 

4.3 

40 

2.4 

0  7 

.41 

10 

£  1 

.10 

n  i 

.  c  U 

TOR 

3't2-0')G 

G.P.  Well  Town  Pnrk  Well 

3 

12 

6.1 

25 

59 

18 

3.4 

27 

2.3 

1.5 

.29 

11. 

24 

42 

.12 

0.5 

.01 

29? 

k 

Shawsheen  Ave.  G.P.  Well 

1 

8 

6.3 

28 

48 

14 

3.3 

20 

2.3 

.21 

•  19 

10. 

16 

33 

.01 

0.9 

.08 

201 

4 

342-OflG 

G.P.  Well  Salem  St. 

3 

13 

6.k 

20 

37 

11 

2.1 

20 

1.7 

0.6 

.38 

7.2 

13 

31 

.04 

0.1 

.09 

181 

4 

VI2-01D 

Tap  in    own  Hall 

0 

3 

6.1) 

17 

42 

13 

2.5 

22 

1.9 

.05 

-15 

7.9 

13 

34 

.01 

0.4 

•  15 

196 

4 

w  1  nc  Mention 

34 3-01 S 

Upper  Naukeag  Lake  Direct 

Ashbumham 

0 

4 

5.3 

J4 

14 

1.0 

0.3 

0.4 

.06 

.08 

O  1 

°o 

.01 

U.3 

3" 

e 

343-01 D 

Tap  in  iown  H.ill 

0 

3 

5.9 

l« 

4 

1  .0 

0.3 

3.3 

0,3 

.10 

.08 

2.0 

5 

5.5 

.03 

0.1 

1.4 

35 

2 

Winchester 

34 4 -01 P 

MDC  Connection 

0 

12 

To;5 

38 

18 

6.5 

0.4 

17 

0.9 

.07 

.00 

3.1 

8 

12 

.08 

0.1 

.00 

146 

3 

344-0] S 

Horth  Reservoir  Direct 

1 

7 

7.5 

9 

18 

5.4 

1,0 

3.8 

0.3 

.03 

•  0"5 

1.7 

10 

10 

.01 

0.1 

.00 

99 

3 

344  -025 

Middle  Reservoir,  Direct 

0 

9 

7.1 

8 

17 

5.0 

0.9 

6,0 

0.5 

.05 

.01 

1.5 

10 

11 

.01 

0.0 

.00 

71 

3 

3*1 4 -03s 

South  Reservoir  near  Gate- 

house 

1 

14 

7.1 

10 

17 

5.1 

0.9 

4.6 

0.4 

.13 

.10 

2.2 

8 

9 

.01 

0.0 

.00 

66 

3 

34 4 -01 d 

Tap  in  Town  Hall 

1 

9 

7.2 

13 

17 

6.7 

0.8 

7.1 

0.3 

.09 

.06 

2.4 

1 

10 

.00 

0.0 

.02 

71 

3 

Winthrop 

3'(6-01D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

10 

7.2 

7 

12 

3.7 

0.7 

6.3 

0.7 

.22 

.01 

2.2 

7 

9.3 

.03 

0.3 

.26 

78 

3 

Wo burn 

347-01 S 

Horn  Pond  Near  P.S. 

'1 

27 

7.9 

35 

57 

18 

3.1 

42 

3.6 

.11 

.01 

2.3 

22 

84 

.03 

0.4 

.01 

338 

3 

Mil  liprvunr 

per 

Ld  tcr 

in 
B 

rH 

City  or  Town 

Source 

Turbidity 

i. 

0 

<3 

Alkalinity 

in 
n 
U 

1 

Calcium 

B 

•H 
1/1 
V 

B 

•H 
8 

5 

•H 
1/1 

m 

0 

11- 

c 
R 

<u 
in 

§ 
1 

Silica 

<o 
(■> 
(0 
<*-. 

•3 

to 

Chloride 

10 

•ri 

c 

'.'itrate  V. 

b 
& 

O 

CJ 

0  in 
c  0 

5| 

u  u 

l/l 

l<< 
O 

6 

Wo  bv  i  rn 

ne • 1  h  —  c  u rave  1   1 flcnen 

0 

Jl 

(  •  <-' 

52 

77 
1  1 

23 

)l  R 

'10 

3.6 

.01 

.12 

6.6 

24 

96 

.0? 

0.5 

.05 

277 

3 

we  1  1   r>,   uravpi  racr.eo 

0 

J) 

u.  0 

31 

R7 
J( 

17 

he 

2.9 

0T 

.01 

6.0 

21 

61 

.00 

0.4 

.01 

2^0 

2 

well   c.  |    urive  j  riCKPa 

0 

1 

A  Q 

40 

All 

20 

3.o 

Il7 

1  4 

.  U  I 

.ID 

6  ? 

20 

70 

.  02 

Ah 
.0'* 

323 

3 

loll     n       Hraual      i  '.,>U.-,( 
Wrll    U|    HI               I  atr.(;U 

0 

0 

^  n 

■53 

RO 

19 

2.8 

00 
.09 

f>  7 
o.  / 

1 Q 

.  00 

n  7 

.01 

303 

2 

J't  f  —  LKHJ 

w^ii  r.#  uravei  racKcn 

0 

0 

"O 

41 

"J 

19 

t  7 

4.0 

OS 

•  37 

8.0 

2S 

71 

.02 

1  2 

,0'l 

303 

3 

neu  r  ,   uravei   1  iicTr.ea 

0 

1 

X 

O  .  U 

36 

16 

2.3 

.09 

.  10 

Q  0 

20 

60 

.02 

0  S 

.01 

260 

3 

wen  u  •   «i  nit q  nnngr 

\ 

"•!> 

J  J 

1  no 

VI 

7  r 

4.5 

.11 

«ot 

107 

96 

3.5 

•  1 

.01 

357 

3 

3'*7-OOG 

Well  H 

0 

10 

ft.'* 

s? 

122 

}4 

9 

5.0 

.07 

.97 

ll 

129 

4.7 

1  •  0 

.02 

612 

3 

347-01 D 

Tap  in  City  Hall 

0 

5 

6.7 

44 

69 

31 

3.9 

44 

3.7 

.01 

.09 

7.0 

24 

84 

.0? 

0.'3 

.12 

35't 

Wore 03  lop 

Direct 

3'l8-01S 

1 

1  ft 

f,  Q 

0.  y 

13 

10 

5.0 

n  0 

7 

1-S 

.14 

•  <->5 

3.1 

10 

12 

Art 

•  uu 

0.1 

nil 

Rr 

o5 

3 

Holdcn  Reservoir  2^  l/ower 

1 

i  «u 

7 

lc 

3.B 

n  A 

5.0 

n  Q 

.03 

3.0 

Q 

9.0 

.00 

0.0 

.03 

OU 

348-03S 

k"  0  r-i  i  1  t  1  1      nuaanrni  r- 

i\diiittii  ncnervuir 

J  O 

7  n 

6 

1.5 

4.0 

O  7 

X  .  1 

2.8 

Q 

8.0 

.01 

0.2 

.03 

57 

2 

Pine  Hill  Reservoir 

\ 

1  7 
1  I 

7 

10 

'».9 

U.  0 

5.5 

1.6 

.13 

.01 

2.5 

9 

9.3 

.00 

0.2 

.02 

3 

"Vi8-05S 

Quln^ipoxet  Reaenvoir 

on 

7 

4.9 

i»3 

0. 3 

0.9 

.09 

.01 

2.4 

10 

14 

.01 

0.1 

.00 

DO 

2 

3'i8-0?o 

Home  Farm  Well 

0 

5 

6.8 

"3 

79 

26 

3.5 

?7 

3.3 

.01 

.04 

8.1 

28 

57 

.00 

1.4 

.01 

295 

2 

3'»8-OlD 

Tap  in  City  Hall 

1 

8 

6.5 

8 

15 

4.8 

0.8 

6.3 

.02 

2.3 

Q 

12 

.00 

0.1 

.93 

75 

2 

Worthington,  P.  D. 

Deep  Tub.  Well  ffY,  Tap  in 

P.  S.  Off  Cold  Ridge  Hoad 

0 

0 

6.5 

17 

18 

5.6 

l.C 

1.2 

0.8 

.06 

.00 

4.B 

5 

3.3 

.00 

0.2 

.06 

49 

3 

3*9-020 

Deep  Tub.  Well  H2  Off  Cold 

Ridge  Road 

0 

0 

6.4 

15 

15 

4,9 

0*9 

1.3 

016 

»0P 

.02 

5.0 

6  • 

3.3 

.01 

0.2 

.00 

44 

3 

1 

Milligrams  per  Liter 

City  or  Town 

X 

Source 

Turbidity 

Color 

% 

| 

3 

Hardness 

Calcium 

•H 
Ifl 

u 

& 
■g 

Sodium 

Potassium 

Iron 

Manganese 

Silica 

Sulfate 

Chloride 

Ammonia  N 

Nitrate  N 

Copper 

6 
\ 

C  2! 
to  >~> 

,  Mo.  of  Samnles 

Worthington  F.  Q 

34 9-030 

Springs,  1  Mile  N.E.  Of 
Center  Direct  from  Res. 

0 

3 

6.6 

Q 

11 

3.1 

0.8 

1.3 

0.6 

.04 

.01 

4.2 

5 

3.0 

.01 

0.1 

.02 

36 

3 

34  9-01)0 

Feeder  Springs  off  Cold 
Ridge  Rd.  Direct 

0 

2 

6.3 

8 

8 

2.2 

0.5 

0.6 

0.4 

.02 

.01 

3.4 

3 

3.0 

.00 

0.2 

.01 

24 

3 

349-01D 

Tap  in  Town  Hall 

0 

3 

6.3 

14 

13 

4.0 

0.7 

1.1 

0.5 

.07 

.01 

4.0 

4 

2.3 

.00 

0.2 

.75 

38 

3 

Wren th am 

350-020 

CP.  Well  tf\  off  Route  140, 
Franklin  St. 

0 

0 

6.4 

11 

28 

7.7 

2.3 

10 

0.7 

.00 

.01 

5.9 

11 

19 

.00 

0.9 

.00 

116 

2 

350-030 

G.P.  Well  #2  Franklin  St. 

0 

0 

6.5 

19 

32 

7.7 

3.1 

8.0 

0.6 

.00 

.00 

6.4 

10 

15 

.00 

0.4 

.04 

110 

2 

350-O'tO 

G.P.  Well  #3  Franklin  St. 

0 

0 

6.5 

36 

11 

2.0 

10 

L.O 

.00 

.00 

7.2 

11 

23 

.00 

0.9 

.00 

123 

2 

350-01D 

Tap,  Municipal  Pldg. 

0 

2 

6.5 

37 

11 

21 

10 

3.9 

.00 

.01 

7.1 

11 

22 

.00 

0.8 

.15 

130 

2 

Wrentham  State  School 

350A010 

Tub.  Wells  Tap  in  P.S.  #1 

0 

0 

6.4 

16 

Id 

13 

3.6 

Jin 

2.1 

.  00 

.02 

9.0 

12 

A.f\ 

00 

.05 

n  P. 
0.0 

•  01 

310 

1 

350A020 

Tub.  Well  Tap  in  P.S.  #2 

0 

0 

6.3 

18 

48 

1  -» 
±J 

3.8 

ill 

•<-o 

00 

Q  Q 

1 4 

A" 

0 

.08 

1  c 

*o 

.  yj 

180 

1 
X 

Yarmouth 

351-010 

4  O.P.  Wells  Union  St. 

0 

6 

6.2 

18 

29 

6.0 

2.9 

19 

1.8 

.00 

.02 

15 

6 

31 

.00 

1.5 

.21 

118 

3 

351 -020 

G.P.  Well  ffl  HiKgins  Crow- 
ell  Rd.  W.  Yarmouth 

1 

0 

6.4 

15 

22 

5.0 

2.3 

18 

0.9 

•03 

.02 

5.1 

4 

.00 

0.1 

.04 

143 

2 

351-030 

G.P.  Well  #2  Hisgtns  Cro- 
well  Rd.  W.  Yarmouth 

0 

0 

5.9 

10 

19 

2.9 

2.8 

26 

1.1 

.01 

.00 

6.3 

3 

44 

.01 

0.2 

.03 

196 

351-O'lQ 

well  Kfi1  ^  H1*eins  Cro- 

1 

3 

6.0 

12 

14 

2.0 

1.9 

30 

0.9 

.06 

.05 

5.8 

3 

50 

.00 

0.2 

.02 

198 

2 

351-050 

G.P.  Well  ,f4  Long  Pond  Dr. 

0 

2 

6.1 

15 

16 

2.9 

2.0 

14 

0.9 

.15 

.00 

6.2 

3 

18 

.00 

2.0 

.03 

122 

2 
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